eat 


Ver 


Ae pedabe dh baep CMa teh Mehl e Looted C4 bee bbe LD 
tid) 


Reis} ; aa 
1 " Ata sa 
fy tak Lia eT Sie te 0 Te oe 
19 be bdee : 


by te st 


pt 


" ii 


Prt 4 &: 
i ie bi! 
Feaid 8, 


) 
hud ie 
Velvia rh keh 
Ht Hie 


fs re 


= 
SSS = 
Se ‘3 


Saisie 


Me 
: 


y Yi 
ss 
Ny 

ve 


: H Pest 
it ty f is i ayy 
BOE Na Mi YF ys av 
Sh y fist Py tse 
Whine 

Tes, 


x, 


Wiad: 


a 


ie 
a a | 


rw iy * r 
, alo. 


“ Bh koe ene ee Sh ora 8 ee 


¥ 
>a 
F 1 
oor 
ME ae 
Pn ’ , \ay 
7 1454 
\ at a 
i 4 
ou 
e ' TD) on ) 
ti t vi 4 ta nf 
i r 1 et m ¢ 
» ' the a 
= 
e ‘ 
; : mel . 
on } ie On 
i F 7 oy n m 7 t 
of i i] 


— 
= 
Na 


Digitized by the Internet Archive 
in 2023 with funding from 
University of Toronto 


https://archive.org/details/31 761117265389 


OLLty r 
a Y 


amet 
hid 


ot 


ne 


Es 


ner 


EMME hs 


‘coe? 


POSITORY LIBRARY MATERIAT: 
Catalogue 57-206 Annual 


Catalogue 57-206 Annuel 


Government 
Publications 


a 


» Electric 
power 
Statistics 


Volume III 


1982 


Statistique 
de l’energie 
électrique 


Volume III 


1982 


be! Sd Statistics Canada _—_ Statistique Canada 


fs t 
: & 5 


Data in Many Forms... 


Statistics Canada disseminates data in a variety of 
forms. In addition to publications, both standard and 
special tabulations are offered on computer print- 
outs, microfiche and microfilm, and magnetic tapes. 
Maps and other geographic reference materials are 
available for some types of data. Direct access to 
aggregated information is possible through CANSIM, 
Statistics Canada's machine-readable data base and 
retrieval system. 


How to Obtain More Information 


Inquiries about this publication and related statis- 
tics or services should be directed to: 


Energy and Minerals Section, 
Manufacturing and Primary Industries Division, 


Statistics Canada, Ottawa, K1A OV6 (Telephone: 
996-3139) or to the Statistics Canada reference centre 
in: 


St. John's (772-4073) Sturgeon Falls (753-4888) 


Halifax (426-5331) Winnipeg (949-4020) 
Montréal C28 5=5 7:25) Regina (359-5405) 
Ottawa (992-4734) Edmonton (420-3027) 
Toronto (966-6586) Vancouver (666-3691) 


Toll-free access is provided in all provinces and 
territories, for users who reside outside the local 
dialing area of any of the regional reference centres. 


Newfoundland and Labrador Zenith O0-7037 
Nova Scotia, New Brunswick 


and Prince Edward Island 1-800-565-7192 


Quebec 1-800-361-2831 
Ontario 1-800-268-1151 
Manitoba 4-800-282-8006 
Saskatchewan 1(112) 800-667-3524 


Alberta 1-800-222-6400 


British Columbia (South 
and Central) 112-800-663-1551 
Yukon and Northern B.C. 
(area served by 
NorthwesTel Inc.) Zenith 0-8913 
Northwest Territories 

(area served by 


NorthwesTel Inc.) Zenith 2-2015 


How to Order Publications 


This and other Statistics Canada publications may be 
purchased from local authorized agents and other 
community bookstores, through the local Statistics 
Canada offices, or by mail order to Publication Sales 
and Services, Statistics Canada, Ottawa, K1A OV7. 


Des données sous plusieurs formes... 


Statistique Canada diffuse les données sous formes diverses. 
Outre les publications, des totalisations habituelles et spé- 
ciales sont offertes sur imprimés d'ordinateur, sur microfi- 
ches et microfilms et sur bandes magnétiques. Des cartes et 
d'autres documents de référence géographiques sont disponibles 
pour certaines sortes de données. L'accés direct a des données 
agrégées est possible par le truchement de CANSIM, la base de 
données ordinolingue et le systéme d'extraction de Statistique 
Canada. 


Comment obtenir d'autres renseignements 


Toutes demandes de renseignements au sujet de cette publica- 
tion ou de statistiques et services connexes doivent étre 
adressées a: 


Section de 1]'énergie et des minéraux, 
Division des industries manufacturiéres et primaires, 


Statistique Canada, Ottawa, K1A OV6 (téléphone: 996-3139) ou 
au centre de consultation de Statistique Canada a: 


St. Johns (772-4073) Sturgeon Falls (753-4888) 


Halifax (426-5331) Winnipeg (949-4020) 
Montréal (283-5725) Regina (359-5405) 
Ottawa (992-4734) Edmonton (420-3027) 
Toronto (966-6586) Vancouver (666-3691) 


Un service d'appel interurbain sans frais est offert, dans 
toutes les provinces et dans les territoires, aux utilisateurs 
qui habitent a l'extérieur des zones de communication locale 
des centres régionaux de consultation. 
Terre-Neuve et Labrador Zénith 0-7037 
Nouvelle-Ecosse, Nouveau-Brunswick 


et Tle-du-Prince-Edouard 1-800-565-7192 


Québec 1-800-361-2831 
Ont ario 1-800-268-1151 
Manitoba 1-800-282-8006 
Saskatchewan 1(112) 800-667-3524 


Alberta 1-800-222-6400 


Colombie-Britannique (sud 
et centrale) 112-800-663-1551 
Yukon et nord de la C.-B. 
(territoire desservi par la 
NorthwesTel Inc.) Zénith 0-8913 
Territoires du Nord-Ouest 

(territoire desservi par la 


NorthwesTel Inc.) Zénith 2-2015 


Comment commander les publications 


On peut se procurer cette publication et les autres 
publications de Statistique Canada auprés des agents autorisés 
et des autres librairies locales, par l'entremise des bureaux 
locaux de Statistique Canada, ou en écrivant A la Section des 
ventes et de la distribution des publications, Statistique 
Canada, Ottawa, K1A OV7. 
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INTRODUCTION 


The survey for this publication was 
conducted by Statistics Canada with the co- 
Operation of the Canadian Electrical Asso- 
Ciation and various federal government 
departments. It endeavours to provide a 
detailed listing of prime movers and gener- 
ating equipment installed as of December 31, 
1982. Survey coverage is limited to those 
utilities and companies which have at least 
one plant with a total generating capacity 
of over 500 kW and is exclusive of auxiliary 
equipment installed only for generating 
station service. 


Plants operated by each utility or com- 
pany are listed alphabetically and _ the 
generator units are listed in chronological 
sequence. 


Between the two World Wars, three edi- 
tions of a "Directory of Central Electric 
Stations" were produced by the Dominion 
Water Power and Reclamation Service of the 
Department of the Interior in collaboration 
with the Dominion Bureau of Statistics. In 
this directory, both the equipment and the 
service provided by electric utilities and 
companies which sold part of their genera- 
tion were described in considerable detail 
but no information was provided on indus- 
trial plants which produced electric energy 
solely for own use. Also, no information 
was obtain from plants located in what is 
now the province of Newfoundland. The last 
of these directories was published in 1928, 
although a supplement was issued in 1936. 


In 1937, the Dominion Bureau of Statis- 
tics produced a mimeographed list of "Power 
Plants of Large Central Electric Stations". 
This list grouped hydro and thermal plants 
by province and company showing their total 
horsepower capacity and precise geographic 
location. 


Previous reports’ titled Inventory’ of 
Prime Mover and Electric Generating Equip- 
ment were published for 1958, 1961, 1966 and 
1969. Beginning with the 1971 edition, this 
report is published on an annual basis. 


L'enquéte qui a servi & cette publication a 
été effectuée par Statistique Canada avec la 
collaboration de 1'Association canadienne de 
l'électricité et divers ministéres fédéraux. On 
Ss'applique a fournir une liste détaillée des 
moteurs primaires et des générateurs électriques 
installés au 31 décembre 1982. La couverture de 
l'enquéte se limite aux services d'utilité et aux 
sociétés ayant au moins une centrale dont la 
puissance génératrice totale dépasse 500 kW et ne 
comprend pas le matériel auxiliaire installé 
exclusivement au profit des centrales généra- 
trices. 


Les centrales exploitées par les divers servi- 
ces d'utilité et les diverses sociétés figurent 
dans l'ordre alphabétique, et les générateurs 
figurent dans l'ordre chronologiques. 


Entre les deux guerres mondiales, trois édi- 
tions d'un "Répertoire des centrales électriques" 
ont été publiées par le service fédéral responsa- 
ble de l'énergie hydro-électrique au ministére de 
l'Intérieur, en collaboration avec le Bureau 
fédéral de la statistique. Ce répertoire décri- 
vait d'une maniére trés détaillée le matériel des 
services d'utilité et des compagnies qui ven- 
daient une partie de l'énergie qu'elles produi- 
saient, de m@éme que les services assurés par ces 
entreprises. Cependant il ne comportait aucun 
renseignement au sujet des centrales industriel- 
les qui produisaient de l1'électricité pour leur 
usage exclusif. Aucun renseignement ne parvenait 
de ce qui est devenu la province de Terre-Neuve. 
Le dernier de ces répertoires a paru en 1928, 
bien qu'un supplément a été publié en 1936. 


En 1937, le Bureau fédéral de la statistique a 
6établi une liste polycopiée qui énumérait les 
"usines productrices des grandes centrales élec- 
triques”. Cette liste groupait les centrales 
hydro-électriques et thermiques par province et 
par société, et indiquait leur capacité totale de 
production en cheval vapeur ainsi que leur empla- 
cement exact. 


Auparavant, sous le titre Inventory of Prime 
Mover and Electric Generating [Equipment des 
publications hors série ont paru en 1958, 1961, 
1966 et 1969. Commengant avec l'édition de 1971, 
ce rapport est publié &@ chaque année. 
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REVIEW OF SURVEY RESULTS 


Total installed generating capacity in 
Canada as of December 31, 1982 was 
85 546 982 kW, an increase of 2.1% over the 
83 746 054 kW recorded a year earlier. 


REVUE DES RESULTATS DE L'ENQUETE 


En date du 31 décembre 1982, 
génératrice installée au Canada 
85 546 982 kW, soit 2.1% de plus que 


83 746 054 kW enregistrés un an auparavant. 


Changes involving generating capacity were as follows 


Les changements concernant la capacité des générateurs était comme suit 


la puissance 
totalisait 


les 


LL A 


Hydro 


kw 


oO 


Nova Scotia - Nouvelle- 


Ecosse NOVA SCOTIA POWER CORP. 


Sandy Lake Change in unit(s) - Changement de(s) groupe(s) + 800 
New Brunswick - Nouveau- 
Brunswick EDMUNDSTON CORP. OF Green River Change in unit(s) - Changement de(s) groupe(s) - 300 
Québec DOMTAR FINE PAPERS Windsor Mills Plant closed - Centrale fermée - 1 120 
PAPIER JOURNAL DOMTAR LTEE. Donnacona Plant closed - Centrale fermée - 2 400 
QUEBEC HYDRO Beauharnois Change in unit(s) - Changement de(s) groupe(s) + 9 450 
Chute Wilson Plant closed - Centrale fermée - 840 
High Falls Plant closed - Centrale fermée - 340 
EGS) New plant - Nouvelle centrale + 576 000 
Trenche Change in unit(s) - Changement de(s) groupe(s) + 2 300 
Ontario ABITIBI-PRICE INC. Island Falls Change in unit(s) - Changement de(s) groupe(s) + 4 440 
— B EDDY FOREST PRODUCTS LTD. Espanola Change in unit(s) - Changement de(s) groupe(s) - 230 
GANANOQUE LIGHT & POWER LTD. Brewers Mill Correction + 150 
GREAT LAKES POWER CO. LTD. Sault Ste. Marie New Plant - Nouvelle centrale + 54 600 
British Columbia - 
Colombie-Britannique COMINCO LTD. Benson Lake Plant closed - Centrale fermée - 1 760 
TOTAL + 640 750 
Steam - Vapeur kW 
Nova Scotia - Nouvelle- 
Ecosse NOVA SCOTIA POWER CORP. Lower Water Street Out of service - Hors d'usage - 165 000 
New Brunswick - Nouveau- 
Brunswick NEW BRUNSWICK ELECTRIC POWER COMM. Point Lepreau New plant - Nouvelle centrale + 680 000 
N.B. INTERNATIONAL PAPER CO. Dalhousie Change in unit(s) - Changement de(s) groupe(s) - 2 750 
Québec ATOMIC ENERGY OF CANADA LTD. Gentilly Correction + 266 400 
DOMINION TEXTILE CO. LTD. Magog Change in unit(s) - Changement de(s) groupe(s) - 2 000 
LA CIE GASPESIA LTD. Chandler Change in unit(s) - Changement de(s) groupe(s) - 4 000 
NORANDA MINES LTD. Noranda Smelter Change in unit(s) - Changement de(s) groupe(s) - 3 000 
Ontario FORD MOTOR CO. OF CANADA LTD. Windsor Plant closed - Centrale fermée - 54 000 
ONTARIO HYDRO Thunder Bay Change in unit(s) - Changement de(s) groupe(s) + 150 000 
POLYSAR Sarnia Change in unit(s) - Changement de(s) groupe(s) - 10 000 
THE ONTARIO PAPER CO. LTD. Thorold Plant closed - Centrale fermée - 4 000 
Alberta ALBERTA GOVERNMENT SERVICES Claresholm Care Cntr. Change in unit(s) - Changement de(s) groupe(s) + 125 
Alta Hospital - Edmonton Change in unit(s) - Changement de(s) groupe(s) - 200 
PROCTER & GAMBLE CELLULOSE LTD. Wapiti River New plant - Nouvelle centrale + 31 950 
UNIVERSITY OF ALBERTA Edmonton Plant closed - Centrale fermée - 5 000 
British Columbia - Colombie- 
Britannique B.C. FOREST PRODUCTS LTD. Crofton New plant - Nouvelle centrale + 38 000 
Hammond Plant closed - Centrale fermée - 4 000 
MacKenzie New plant - Nouvelle centrale + 20 000° 


Changes involving generating capacity were as follows - Continued 


Les changements concernant la capacité des générateurs était comme suit - suite 


Steam - Concluded - Vapeur - fin 


British Columbia - 


Concluded - Colombie- 


Britannique - fin CROWN ZELLERBACH CANADA LTD. New Westminster Change in unit(s) - Changement de(s) groupe(s) 6 500 
NORTHWOOD PULP & TIMBER LTD. Fraser Flats Change in unit(s) - Changement de(s) groupe(s) 28 000 
TAHSIS COMPANY LTD. Gold River New plant - Nouvelle centrale 29 464 
WELDWOOD OF CANADA LTD. Quesnel Plant closed - Centrale fermée 350 
WESTERN FOREST INDUSTRIES LTD. Honeymoon Bay Plant closed - Centrale fermée 2 760 
WEYERHAEUSER CANADA LTD. Kamloops New plant - Nouvelle centrale 41 000 

TOTAL 1 021 379 
Internal Combustion - Combustion interne 

Newfoundland - Terre-Neuve NEWFOUNDLAND & LABRADOR HYDRO Croque Change in unit(s) - Changement de(s) groupe(s) 20 
Fogo Change in unit(s) - Changement de(s) groupe(s) 150 
Fox Harbour Change in unit(s) - Changement de(s) groupe(s) 7 
Grandois Change in unit(s) - Changement de(s) groupe(s) 20 
Grey River Change in unit(s) - Changement de(s) groupe(s) 152 
Harbour Deep Change in unit(s) - Changement de(s) groupe(s) 250 
L'Anse au Loup Change in unit(s) - Changement de(s) groupe(s) 550 
Main Brook Change in unit(s) - Changement de(s) groupe(s) 190 
Marys Harbour Change in unit(s) - Changement de(s) groupe(s) 200 
McCallum Change in unit(s) - Changement de(s) groupe(s) 60 
Mud Lake Change in unit(s) - Changement de(s) groupe(s) 60 
Petit Forte Change in unit(s) - Changement de(s) groupe(s) 136 
Pond Cove Change in unit(s) - Changement de(s) groupe(s) 50 
Roddickton Change in unit(s) - Changement de(s) groupe(s) 400 
St. Anthony Change in unit(s) - Changement de(s) groupe(s) 2 000 
St. Brendans Change in unit(s) - Changement de(s) groupe(s) 244 
Westport Change in unit(s) - Changement de(s) groupe(s) 250 
Williams Harbour Change in unit(s) - Changement de(s) groupe(s) 20 
Québec MINES GASPE LTEE. Murdockville Change in unit(s) - Changement de(s) groupe(s) 900 
HYDRO QUEBEC fle D'Entrée Change in unit(s) - Changement de(s) groupe(s) 2S 
1le-aux-Grues Change in unit(s) - Changement de(s) groupe(s) 1 500 
P Kangiqsualujjuag Change in unit(s) - Changement de(s) groupe(s) 5 
Kangiqsujuag Change in unit(s) - Changement de(s) groupe(s) 400 
La Romaine Change in unit(s) - Changement de(s) groupe(s) 800 
La Tabatiére Change in unit(s) - Changement de(s) groupe(s) 300 
Salluit Change in unit(s) - Changement de(s) groupe(s) 400 

SOCIETE D'ENERGIE DE LA BAIE 
JAMES Baie James-Duplanter Plant closed - Centrale fermée 3 200 
Baie James-LG 1 Plant closed - Centrale fermée 1 600 
Caniapisau Plant closed - Centrale fermée 800 
Chaumont Plant closed - Centrale fermée 750 
Lac Pau New plant - Nouvelle centrale 875 
SOCIETE ASBESTOS LTEE. Asbestos Hill Change in unit(s) - Changement de(s) groupe(s) 1 000 


Changes involving generating capacity were as follows - Continued 


{yoke 


Les changements concernant la capacité des générateurs était comme suit - suite 


Internal Combustion - Continued - Combustion interne - suite 


Manitoba 


Saskatchewan 


Alberta 


British Columbia - 


Colombie Britannique 


Yukon 


Northwest Territories - 
Territoires du Nord-Quest 


MANITOBA HYDRO 


NORTH SASK ELECTRIC LTD. 


AMOCO CANADA PETROLEUM CO. LTD. 


ALBERTA POWER LTD. 


TRANSALTA UTILITIES CORP. 


BRITISH COLUMBIA HYDRO & POWER 
AUTH. 


CANADIAN FOREST PRODUCTS LTD. 


NORTHERN CANADA POWER COMM. 


YUKON ELECTRIC CO. LTD. 


ALBERTA POWER LTD. 


CANADA TUNGSTEN MINING CORP. LTD. 


ECHO BAY MINES LTD. 


NORTHERN CANADA POWER COMM. 


Berens River 
God's Lake Narrows 
Pauingassi 

St. Theresa 
Tadoule Lake 
Black Lake 
Camsell Portage 
Dillon 
Grandmothers Bay 
La Ronge 
Pinehouse 

Sout hend 

Stoney Rapids 
Sturgeon Landing 
Wollaston 
Waskahigan 
Cutbank 

Fort Chipewyan 
Fox Lake 

Steen River 
Buffalo Creek 


Conklin 


Hazelton 

Fort Nelson 

Mobile Units - 83, 84, 
88), 105, 112, 126, 
Ws EOR GIGS “Ei. 
134, 1355, 146, 147, 
149 

Smithers 

Englewood Logging Div. 

Johnsons Crossing 

White House 

Destruction 


Old Crow 


Stewart Crossing 


Dory Point 

Fort Providence 
Hay River 
Tungsten 

Lupin Mine 

Port Radium 
Arctic Red River 
Baker Lake 


Cape Dorset 


Change in unit(s) - Changement 
Change in unit(s) - Changement 
Change in unit(s) - Changement 
Change in unit(s) - Changement 
New plant - Nouvelle centrale 

Plant closed - Centrale fermée 
Change in unit(s) - Changement 
Change in unit(s) - Changement 
Plant closed - Centrale fermée 
Plant closed - Centrale fermée 
Change in unit(s) - Changement 
Change in unit(s) - Changement 
Change in unit(s) - Changement 
Plant closed - Centrale fermée 
Change in unit(s) - Changement 
Plant closed - Centrale fermée 
Plant closed - Centrale fermée 
Change in unit(s) - Changement 
Change in unit(s) - Changement 
Change in unit(s) - Changement 
New plant - Nouvelle centrale 


Plant closed - Centrale fermée 


Plant closed - Centrale fermée 


Change in unit(s) - Changement 


Out of service - Hors d'usage 

Plant closed - Centrale fermée 
Change in unit(s) - Changement 
Change in unit(s) - Changement 
Change in unit(s) - Changement 
Change in unit(s) - Changement 
Change in unit(s) - Changement 


Change in unit(s) - Changement 


Change in unit(s) - Changement 
Change in unit(s) - Changement 
Change in unit(s) - Changement 
Change in unit(s) - Changement 
New plant - Nouvelle centrale 
Plant closed - Centrale fermée 
Change in unit(s) - Changement 
Change in unit(s) - Changement 


Change in Unit(s) - Changement 


de(s) groupe(s) 
de(s) groupe(s) 
de(s) groupe(s) 


de(s) groupe(s) 


de(s) groupe(s) 


de(s) groupe(s) 


de(s) groupe(s) 
de(s) groupe(s) 


de(s) groupe(s) 


de(s) groupe(s) 


de(s) groupe(s) 
de(s) groupe(s) 


de(s) groupe(s) 


de(s) groupe(s) 


de(s) groupe(s) 
de(s) groupe(s) 
de(s) groupe(s) 
de(s) groupe(s) 
de(s) groupe(s) 


de(s) groupe(s) 


de(s) groupe(s) 
de(s) groupe(s) 
de(s) groupe(s) 


de(s) groupe(s) 


de(s) groupe(s) 
de(s) groupe(s) 


de(s) groupe(s) 


kW 


11 


150 


500 


ee 


500 


600 


650 


50 


250 


100 


000 


000 


100 


050 


125 


200 


100 


150 


500 


150 


10 


500 


90 


050 


350 


750 
880 
350 

ue 
500 

50 
200 


60 


75 


225 


850 


800 


190 


400 


100 


80 


100 


MOR 


Changes involving generating capacity were as follows - Concluded 


Les changements concernant la capacité des générateurs était comme suit - fin 


Internal Combustion - Concluded - Combustion interne - fin kW 
Northwest Territories - 
Concluded - Territoires NORTHERN CANADA POWER COMM. - 
du Nord-Ouest - fin concluded - fin Eskimo Point Change in unit(s) Changement de(s) groupe(s) + 200 
Fort Liard Change in unit(s) - Changement de(s) groupe(s) + 100 
Fort Simpson Change in unit(s) - Changement de(s) groupe(s) - 200 
Grise Fiord Change in unit(s) - Changement de(s) groupe(s) + 10 
Hall Beach Change in unit(s) - Changement de(s) groupe(s) + 225 
Norman Wells Change in unit(s) - Changement de(s) groupe(s) - 45 
Pelly Bay Change in unit(s) - Changement de(s) groupe(s) + 800 
TOTAL + 579 
Gas Turbine - Turbine & gaz kw 
Ontario ONTARIO HYDRO A.W. Manby Correction + 65 280 
J. Clark Keith Correction + 7 500 
Pickering B Change in unit(s) - Changement de(s) groupe(s) + 5 000 
Sarnia Scott Correction + 62 640 
Alberta UNIVERSITY OF ALBERTA South Power Plant Plant close - Centrale fermée - 2 200 
TOTAL + 138 220 


nn ed 


HEADING EXPLANATIONS AND NOTES 


All Equipment 


Plant name. Where the plant has no official 
name, a name (usually the same as its loca- 
tion) has been assigned. 


Latitude and longitude. In degrees and mi- 
nutes. 


Year. Year of installation. 
Manufacturer. See codes. 
Hydro 


Water supply. Name of lake, creek, river or 
reservoir. 


Operating head. Given in metres, the ave- 
rage annual maximum, minimum and normal. 


Average annual flow. Expressed in cubic 
metres per second. 


Runner. See codes. 

RPM. Revolutions per minute. 

Head. Design head given in metres. 

Turbine capacity. Given in kilowatt. 

Steam 

Steam. Steam conditions expressed in kilo- 
pascal and degrees Celsius: steam production 
expressed in megagram per hour. 


Type. See codes. 


Throttle. Throttle conditions in kilopascal 
and degrees Celsius. 


RPM. Revolutions per minute. 


Capacity. Maximum continuous kilowatt 


rating. 

Internal Combustion 

Type. See codes. 

RPM. Revolutions per minute. 
Gas Turbine 

Cycle. See codes. 

Shafts. Number of shafts. 


Capacity. Kilowatt capacity at ambient tem- 
peratures of -18° and 30° Celsius. 


EXPLICATION DES TITRES ET DES NOTES 


Tout genre 


Nom de la centrale. tLorsque la centrale n'a pas 
de nom officiel, on lui a affecté un nom (le plus 
souvent, celui de 1l'emplacement). 


Latitude et longitude. En degrés et minutes. 


Année. Année d'installation. 
Fabricants. Voir codes. 


Hydro 


Source hydraulique. Nom du ruisseau, du fleuve, 
de la riviére ou du réservoir. 


Hauteur de chute. En métres, moyenne annuelle 
maximum, minimum et normale. 


Débit annuel moyen. &n métres cubes par seconde. 


Turbine. Voir codes. 

T/MN. Nombre de tours a la minute. 

Chute. Hauteur théorique de chute, en métres. 
Capacité de turbine. Donnée en kilowatt. 


Vapeur 


Vapeur. Pression dynamique de la vapeur en kilo- 
pascal et température en degrés Celsius: produc- 
tion de vapeur en megagramme par heure. 


Type. Voir codes. 


Soupage. Pression dynamique a la soupage en 
kilopascal et température en degrés Celsius. 


T/MN. Nombre de tours &a la minute. 


Capacité. Puissance nominale maximum continue en 
kilowatts. 


Combustion interne 

Type. Voir codes. 

T/MN. Nombre de tours a la minute. 
Turbine a gaz 

Cycle. Voir codes. 

Arbres. Nombre d'arbres. 


Capacité. Puissances en kilowatt et aux tempéra- 
tures ambiantes de -18° et de 30° Celsius. 


EQUIPMENT MANUFACTURERS - FABRICANTS D*EQUIPMENT 


ee a a a ee a a a eee re 


AC ALLIS CHALMERS ELLI ELLIOT 
ACB ALLIS CHALMERS BULLOCK ELSO ELECTRO MOTORS 
ACGE ASSOCIATED ELECTRICAL INDUSTRIES ELPR ELECTRIC PRODUCTS 
AND CANADIAN GENERAL ELECTRIC EA ELECTRIC MACHINERY 
AEI ASSOCIATED ELECTRICAL INDUSTRIES EMI EDGE MOOR IRON 
AGK AMME, GIESECHE AND KONEGEN EMS E.M. SYNCHRONDUS 
AI ATLAS IMPERIAL ENEL ENGLER ELECTRIC 
AL AMERICAN LOCOMOTIVE 
ALEN W.H. ALLEN AND SONS FC FRASER AND CHALMERS 
ALKO ALKO FE FORENADE ELECTRIKA 
ALSN ALLISON PM FAIRBANKS MORSE 
AMC AMERICAN MOTORS FMM F.M. MCLAREN 
AMES AMES FT FINNING TRACTOR 
ANDN ANDERSON FUJI FUJI 
ANGS ANGUS FW FOSTER WHEELER 
ANM ALSTHOM NEYRPIC MARINE LTD FWP F.W. PACKAGE 
ASEA ASEA 
ASM ALSTHOM SAVOISINE, MARINE INDUSTRIES GABR GABRIEL 
ATLS ATLAS GD GENERAL DIESEL 
AW ARMSTRONG WHITWORTH GE GENERAL ELECTRIC 
GEE GENERAL ELECTRIC OF ENGLAND 
BARB S. BARBER GGG GILBERT, GILKES, GORDON 
BBC BROWN BOVERI CANADA LTD GH GUTE HOPFNUNGSHUTTE 
BE BURKE ELECTRIC GIGG GIGGS 
BEMC BEMAC GL GARBE LACKMEYER 
BESS BESSEMER GM GENERAL MOTORS 
BHTC BARBER HYDRAULIC TURBINE CO. GMT GRANDI MOTORI TRIESTE 
BLST BLACKSTONE GOMC GOLDIE MCCULLOCH 
BLWN BALDWIN GOTA GOTAVERKEN 
BM BELLIS AND MORCOM 
BOVG BOVING HA HAUS ALLIS 
BP BRUCE PEEBLES HAM HAMILTON 
BREL BRUSH ELECTRIC HARL HARLAND 
BTH BRITISH THOMSON HOUSTON HERC HERCULES 
BUDA BUDA HITA HITACHI LTD 
BW BABCOCK - WILCOX HOLY HOLYOKE 
BWGM BABCOCK - WILCOX AND GOLDIE MCCULLOCH HOUC HOUCHIN 
HOWD J. HOWDEN 
CAC CANADIAN ALLIS - CHALMERS HP HOWDEN PARSONS 
CAM CAM INDUSTRIES HSBI HAWKER - SIDDELEY - BRUSH INTERNATIONAL 
CANR CANRON 
CAT CATERPILLAR IE IDEAL ELECTRIC 
CB COOPER BESSEMER IGE INTERNATIONAL GENERAL ELECTRIC 
CBAR CHARLES BARBER Il INTERNATIONAL HARVESTER 
CCW CANADIAN CROCKER WHEELER IMEL IMPERIAL ELECTRIC CO. 
CE COMBUSTION ENGINEERING IPM I.P. MORRIS 
CEGE CEGELEC IR INGERSOLL RAND 
CENT CENTURY 
CFM CANADIAN FAIRBANKS MORSE JBE JOHN BROWN ENGINEERING CO. LTD 
CGE CANADIAN GENERAL ELECTRIC JI JOHN INGLIS 
CHPN CHICAGO PNEUMATIC JL JAMES LEFFEL 
CIR CANADIAN INGERSOLL RAND JM JENKES MACHINE 
CLBR CLEAVER BROOKS JMV J.M. VOITH 
CLEV CLEVELAND JOHN A. JOHNSON 
CLX CLIMAX JTL JOHN THOMPSON LEORAND 
co CUMMINS ONAN 
COEL COLUMBIA ELECTRIC KATO KATO ENGINEERING 
COPA COMPTON PARKKINSON KERR KERR 
CRBR CROSSELEY BROTHERS KMAJ K. MAJOR (HAWKER SIDDLEY) 
CRMP W.M. CRAMP KMW KARLSTADS MEKANISKA WERKSTAD 
CRWH CROCKER WHEELER KOHL KOHLER 
CUEN CUMMINS ENGINE 
CURT CURTIS LA LOUIS ALLIS 
CVIC CANADIAN VICKERS LAC LEFFEL - ALLIS CHALMERS 
CWES CANADIAN WESTINGHOUSE LASA LASALLE 
LB LISTER BLACKSTONE 
DALE DALE ELECTRIC LDM LANCASHIRE DYNAMO AND MOTOR 
DB DOMINION BRIDGE LEFF LEFFEL 
DCIW DOBLE - CALEDONIA IRON WORKS LEIT LEITTEL 
DD DETROIT DIESEL LEON E. LEONARD 
DELC DELCO LIST LISTER 
DEUZ DEUTZ LMW LENINGRAD METAL WORKS 
DEW DOMINION ENGINEERING WORKS LS LAWRENCE SCOTT 
DK DICK = KERR LSOM LEROY SOMER 
DORM DORMAN 
DST DELAVAL STEAM TURBINE MA MASCHINENFABUK AUGSBURG 
DT DOMINION TURBINE MARA MARATHON 
MAW MONTREAL ARMATURE WORKS 
EC ELECTRIC CONSTRUCTION MB MERCEDES - BENZ 
ECIW ERIE CITY IRON WORKS MBD MIRRLESS BICKERTON AND DAYE 
EE ENGLISH ELECTRIC MD MURPHY DIESEL 
EEC ENGLISH ELECTRIC OF CANADA MDE MIRRLESS DIESEL ENGINEERING 
EEF ENTERPRISE ENGINE AND FOUNDRY MEMA MERCIER MACHINERY 


ig) = 


EQUIPMENT MANUFACTURERS - FABRICANTS D*EQUIPMENT 


a a ee oe oe oo ee 


MIL MARINE INDUSTRIES LTD SENG 
MITI MITSUBISHI SGE 
MITS MITSUI SGSL 
MLH MONTREAL LOCOMOTIVE WORKS SL 
MOOR MOORE SLAV 
MP MATHER AND PLATT SMS 
MRBL MIRRLEES BLACKSTONE SOCE 
MSI S. MORGAN SMITH INGLIS SPAN 
MST MOORE STEAM TURBINE ss 
MUR MURRAY STAM 
MVIC METROPOLITAN - VICKERS STEN 
BWM MOTOREN - WERKE - MANNHEIM SULZ 
NAPA NAPANEE TA 
NATL NATIONAL TE 
NE NATIONAL ENGINEERING TH 
NEYC NEYRPIC TIW 
NF NANAIMO FOUNDRY TOBA 
NNS NEWPORT NEWS SHIPBUILDING TR 
NOBG NORDBERG TURB 
NOBO NOHAB BOFORS 
NOHB NOHAB UIW 
NCPO NOHAB POLAR : 
NS NATIONAL SUPPLY VENG 
VEW 
OERL OERLIKON VICK 
ONAN ONAN Vil 
OREN ORENDA VKEL 
OSSB OSSBERGER LTD. VKID 
VOLC 
PARS C.A. PARSON VOLV 
PAXM DAVID PAXMAN VS 
PB PETER BROTHERHOOD VUIW 
PD PELTON DOBLE 
PE PALMER ELECTRIC WAUM 
PIW PLATT TRON WORKS WE 
PSM PUGET SOUND MACHINERY WEST 
PV PETBOW VULCAN WH 
PW PRATT AND WHITNEY WHIT 
PWWH PELTON WATER WHEEL WIsc 
WK 
REEL REPUBLIC ELECTRIC WM 
RENG ROBB ENGINEERING WORT 
RH RUSTON AND HORNSBY WP 
RHL RUSSEL - HIPWELL LISTER WSM 
RHM RODNEY HUNT MACHINE wut 
RPAX RUSTON PAXMAN WYSS 
RRAM ROLLS ROYCE AVON MARK 
RWT ROBB WATER TUBE YARN 
SCMK SCHOONMAKER ZUBN 


TYPE OF RUNNER - TYPE DE TURBINE 


we woe ee eo ee oe ee 


IP IMPULSE PELTON - A ACTION, PELTON 

RF REACTION FRANCIS - A REACTION, FRANCIS 

EPF REACTION FIXED PROPELLER - A REACTION, A HELICE FIXE 

RPK REACTION ADJUSTABLE PROPELLER,KAPLAN - A REACTION,A PALES ORIENTABL 


TYPE OF PRIME MOVER, STEAM - TYPE DE MOTEURS PRIMAIRES, VAPEUR 


wee me oe = oe oe oo oe + oa we oe oe oe we oe oe we oo oe we ee ww wo cee 


BACK PRESSURE - A CONTRE PRESSION 
CONDENSING - A CONDENSEUR 

DOUBLE EXTRACTION - A DOUBLE PRELEVEMENT 
EXTRACTION - A PRELEVEMENT 

PASS OUT - A SOUTIRAGE CONTINU 


uyumoUOw 


TYPE OF ENGINE, INTERNAL COMBUSTION - TYPE DE MOTEUR, COMBUSTION INTERN 


ee we oe = eo oe oe + ow oo ow wo oe oo ow oo ow ow www we oo oe we we we on ww oe oe mee 


D DIESEL 
S SPARK - A ALLUMAGE ELECTRIQUE 


CYCLE, GAS TURBINE - CYCLE, TURBINES A GAZ 


ee eee wo ow eo eo eo oe oe wee oe ewe 


C COMBINED - COMBINE 
S SIMPLE 
R REGENERATING - REGENERATION 


SKINNER ENGINEERING 
SWEDISH GENERAL ELECTRIC 
SWEDISH GENERAL ELECTRIC AND STAHL LAVAL 
SUPERIOR IDEAL 

STAHL LAVAL 

S. MORGAN SMITH 

SOLAR - CENTAUR 

SPANNER 

SIEMENS - SCHUCKERT 
STAMFORD 

STEPHENS 

SULZER 


TAMPER 

TERRY 

THRIGE 

TORONTO IRON WORKS 
TOSHIBA 

TRANE 

TURBODYNE 


UNION IRON WORKS 


VIVIAN ENGINES 

VANCOUVER ENGINEERING WORKS 
VICKERS 

VANCOUVER IRON WORKS 
VICKERS KEELER 

VICKERS KIDWELL 

VOLCANO 

VOLVO 

VULCAN STIRLING 

VULCAN IRON WORKS 


WAUKESHA MOTOR 
WESTERN ELECTRIC 
WESTINGHOUSE 
WILLIAM HAMILTON 
WHITE 

WISCONSIN 

WILLIAM KENNEDY 
WORTHINGTON - MOORE 
WORTHINGTON 
WORTHINGTON PUMP 
WELMAN SEAVER MORGAN 
WICKER WATER TUBE 
ESCHER WYSS 


YARON 


ZURN 


ES, KAPLAN 


E 


HYDRO .. 


STEAM - 


INTERNAL 


GAS TURB 


TYPE 


ee ee eee eee eee eee esr ee ser seseseeserseeeeeceose sere seoeseseees 


VAPEUR weececccc ce cece cccc ec cccs cece ceccesccccce cccseses 


COMBUSTION - COMBUSTION INTERNE 2.2 ceeees ceeece coes cece 
INE ~- TURBINE A GAZ cececccceccccecccescceccveccecsevcces 


PROVINCE 


NEWFOUNDLAND —- TERRE-NEUVE ..cccceccccee ses ccecccccvescesccc cscs 


PRINCE E 


DWARD ISLAND - ILE-DU-PRINCE-EDOUARD ...eeceeessceeeeees 


NOVA SCOTIA - NOUVELLE-ECOSSE . ween ecececcccce cece cceces cee cece 


NEW BRUN 
QUEBEC . 
ONTARIO 


MANITOBA 


SWICK ~ NOUVEAU-BRUNSWICK .eccercccscccces cecces cece cess 


secre reece seo ees eescesr ee ee esses esesces eres es eres eeeeese eres oeee 


ee ee cree ere reese se scree srereesesesseeeeesesseessreseecesece 


see ere r cre seer e ese oe ese esses eres ecoeessesese sees essesesece 


SASKATCHEWAN wcccescescecc cece c cscs ccescccscecess cess cesceseses 


ALBERTA 


ee ee eee eee ses eers ee sess esereseeseseseeseseeesesese sess esecs 


BRITISH COLUMBIA - COLOMBIE-BRITANNIQUE 2.22 cec cee cece ce seee cece 


YUKON .. 


ee ccc ee eos ese esese soso sessesresore sesseesoeseesseose sees esses 


NORTHWEST TERRITORIES - TERRITOIRES DU NORD-OUEST ....-...0-ee- 


CONFIDENTIAL - CONFIDENTIEL ...ceccccccccccccc cece ccecce cess cces 


OWNERSHIP - CATEGORIE 


ee = oe we ee we we oe we eee 


PUBLIC UTILITIES - SERVICES PUBLICS .ecccccccccssccccccccscccces 


PRIVATE 


INDUSTRY 


TOTAL 


UTILITIES - SERVICES PRIVES .ccccecccccccs cccccs coce cece 


- ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS 22 ccccececcecccces cece vec 


eee eceresceerosece es ec ece ses eeeeeeseoeeeseseereosseseeeseoeoee 
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INSTALLED GENERATING CAPACITY 


PUISSANCE GENERATRICE INSTALLEE 


PERCENTAGE 
POURCENTAGE 
1981 1982 
58.9 58.4 
Sis 37.9 
0.7 eth 
2.7 2.8 
8.3 8.1 
0.1 0.1 
2.4 2.1 
3358) 4.0 
26.1 26.6 
30.7 30.7 
4.9 4.8 
2.8 2.7 
7.4 7.5 
12.8 12.7 
0.1 0.1 
0.2 0.2 
0.5 0.0 
84.9 85.1 
7.5 7.6 
uss 7.2 
100.0 100.0 


KILOWATTS 


1981 


49 


31 


21 


25 


71 


83 


292 
746 


645 
092 
832 


485 


500 
241 
782 
770 
084 
391 
500 
487 
545 
217 
310 
577 
650 


962 
129 
963 
054 


1982 


50 
32 


22 


26 


10 


U2 


007 
446 
640 


452 


962 
118 
864 
468 
762 
272 
144 
321 
427 
885 

98 
186 


35 


806 
502 
238 


546 


395 


062 
982 


PERCENTAGE 
INCREASE OR 
DECREASE 
1981/1982 
ACCROISEMENT 
EN POURCENTAGE 
OU DIMINUTION 


TOTAL 


GENERATING CAPACITY AS OF DECEMBER 31, 


1S 


1982 


CAPACITE DES GENERATEURS AU 31 DECEMBRE, 1982 


NEWFOUNDLAND —- TERRE-NEUVE 2 60. oc cc cc ccc cece cc cece cece es cece cece 


PRINCE E 


DWARD ISLAND - ILE-DU-PRINCE-EDOUARD, ..ccccccccccccccces 


NOVA SCOTIA - NOUVELLE-ECOSSE ..ccccccce ccc ccc cccccccccs cccc cece 


NEW BRUN 
QUEBEC . 
ONTARIO 
MANITOBA 


SWICK - NOUVEAU-BRUNSWICK 22 0.06 cc cccc ces ccc ces cece cee 


Comes eee eee es eee sre ee ere sere re esee eee eeeeeseeeseeeeeeseees 
Seer eee ee eere ees ee eres eesseseseseseseseseseseeseseseseses 


eee ewes eres recesrec creer ecsessce sess eer esse esse ese eeseeeesese 


SASKATCHEWAN .cccccccccc ce cece cece cece ces ccs cccs ccc ccs cece cece 


ALBERTA 


eee eee es ceesrecesrseec cress esresesses esse ssesesesesrese esses osse 


BRITISH COLUMBIA - COLOMBIE-BRITANNIQUE 2c. ccccce cccccc cece cece 


YUKON .. 


sees reser ser ecerese seo sees eseeseseseseeeeseeeeosr esses es esses sese 


NORTHWEST TERRITORIES - TERRITOIRES DU NORD-OUEST 2.2... e20ee00. 
CONFIDENTIAL - CONFIDENTIEL .ccccccc ccc ccc ccccccs ccccce ccce cece: 


TOTAL 


HYDRO 


eee reese secre see ee sees esses sees seeseseseseseseseseeeseses 


NEWFOUNDLAND —- TERRE-NEUVE 2... ccc c cece ccccccccescccccs coccccee 


PRINCE E 


DWARD ISLAND - ILE-DU-PRINCE-EDOUARD ...e.cececccccc cece 


NOVA SCOTIA - NOUVELLE-ECOSSE . ccc cece ccc ccs cece cccccs cccccces 


NEW BRUN 
QUEBEC . 
ONTARIO 
MANITOBA 


SWICK = NOUVEAU-BRUNSWICK ..cccc ccc cccc ccc cccccs cccccces 


eee eee eres ee ese eeee co esesesesee see sere eeseeseseses esses cees 
eee eres ees eseceseecceesreesseosecesceseseseeseseseseses esses 


eee eee eee sesresce sec ceerere sess sescssc cers pesessesesreseseseses 


SASKATCHEWAN 2. cc ccccccc ccs cc ccc cece cc ces coc ccc cece cece es cece cece 


ALBERTA 


eee eer cece sece se sess eceoscesee esos eee seoesesesesesreseosesoses 


BRITISH COLUMBIA - COLOMBIE-BRITANNIQUE ...cccccecsccccce cece cece 


YUKON .. 


eee ee cesresesresec essere eceese sc eee c ese ese ees e sess es eees esses 


NORTHWEST TERRITORIES - TERRITOIRES DU NORD-OUEST ....-.--e2eeee 
CONFIDENTIAL - CONFIDENTIEL ..cccccccccc ccc ccccces cccccs cces cece 


TOTAL 


eee rece rr ess ecsece secre ec sere ec sesrecesceseseseeeesesseseseses 


STEAM - VAPEUR 


NEWFOUNDLAND - TERRE-NEUVE 2. ccccccc cece cece ccccce cccccs cece cces 


PRINCE E 


DWARD ISLAND - ILE-DU-PRINCE-EDOUARD ...eeececeeccec cee 


NOVA SCOTIA - NOUVELLE-ECOSSE ...cec cece cccccccccsccccce cecccece 


NEW BRUN 
QUEBEC . 
ONTARIO 
MANITOBA 


SWICK - NOUVEAU-BRUNSWICK .cccccccccccccce cccccccccccece 


weer coerce cccecscececs eer sesecsse esse e ses sees eeseeseses coset esse 
were seer see ecrsec cc cere s cesses cose esse ees see eeeees eres sess 


wee ee ereceeesresesse cere er essere eee se esse sees ogee eeses ores esee 


SASKATCHEWAN 2. ccccscccce scree cece cece cere sseses cscs ssceescees 


ALBERTA 


were eres cee r ere ersre cscs se cscecsecescesr esses esesese see ess sees cece 


BRITISH COLUMBIA - COLOMBIE-BRITANNIQUE 4.22022 cee ceeces eves cces 


YUKON .. 


weer cere cecssccerece cose ce see cesses cesses eese sees es eeeesees 


NORTHWEST TERRITORIES - TERRITOIRES DU NORD-OUEST ...2ee eeeecees 
CONFIDENTIAL —- CONFIDENTIEL ..cccccccccccccccec ces ccccce cece cccs 


TOTAL 


INTERNAL 


secre ec cscs esesr esse cose secec se cseseeses esses esse se esses ecse 


COMBUSTION - COMBUSTION INTERNE 


NEWFOUNDLAND - TERRE-NEUVE .ccceccceccecccccescccc cscs cs csescees 


PRINCE E 


DWARD ISLAND - ILE-DU-PRINCE-EDOUARD ..eeeccccescecesecs 


NOVA SCOTIA - NOUVELLE-ECOSSE ..ccccccee ccc ccccccsccecesccescees 


NEW BRUN 
QUEBEC . 
ONTARIO 
MANITOBA 


SWICK - NOUVEAU-BRUNSWICK 2c cece cccccccccs cece ce cecccses 


eee eco ee ee cersccec sce scree esessececsrse ese sess eesresesesreseseeee 
weer cece cece eer secre cece seoscees esses eseseseoses sees eseseeesoe 


seer eceee correc ees esc cece ecsceserecesesceceseeoseeseoseeeese sees esos 


SASKATCHEWAN 2... cccccccccs coces ccc cc cces ccc cece ccs ccc ccs cseccces 


ALBERTA 


weer ec erescececcresrece cece seeseeeseseeseesesese sess se sees eese 


BRITISH COLUMBIA - COLOMBIE-BRITANNIQUE wesc ccescecces cece sees 


YUKON .. 


ween gee ese rescecerc essere eeeseseeseresrseeesesesesee esses sees 


NORTHWEST TERRITORIES - TERRITOIRES DU NORD-OUEST 2.2.22 eeeeeeee 
CONFIDENTIAL - CONFIDENTIEL ...ccececcescecccececs csccsscsessces 


TOTAL 


eee cece cer eseccscececseseecsecsceses ses esesesoseesses esse eece 


GAS TURBINE - TURBINE A GAZ 


NEWFOUNDLAND —- TERRE-NEUVE .ccccccsccccccvccccccescccccs cscs cces 


PRINCE E 


DWARD ISLAND - ILE-DU-PRINCE-EDOUARD ..ce.eeeeee cece cees 


NOVA SCOTIA - NOUVELLE-ECOSSE ..ccccccec cere cesvccsccessccccsece 


NEW BRUN 
QUEBEC . 
ONTARIO 
MANITOBA 
SASKATCH 
ALBERTA 


SWICK - NOUVEAU-BRUNSWICK ..cccccesecccces cecece cece ceee 
EWAN ccc cccccccccs cc ccc csccccccc ccc ccc cece ccc ccs ccce secs 


eee eee reser resres sees ereseeseesese sere seseeseeeeseesessene 


BRITISH COLUMBIA - COLOMBIE-BRITANNIQUE ..ceeccace ces scecsescees 


YUKON .. 


eter weer reese serec cress sese esses esses eseeeeseeosseesreseeeses 


NORTHWEST TERRITORIES - TERRITOIRES DU NORD-OUEST ....2e eee eee 


CONFIDEN 
TOTAL 


TIAL -— CONFIDENTIEL 2... cece ce cece ccc ccc cscs secs cecccccces 


eee eee eee eer ceeerese cere eeseeeseeses esse eeseeesreeesresseeseees 


GENERATORS - GENERATEURS 


PUBLIC 
UTILITIES 


SERVICES 


PUBLICS 


an 


Be = 
DeEnNFNWOW 


UZ 


43 


27 


1 


073 


807 


965 


PRIVATE 
OTILITIES INDUSTRIES 
SERVICES INDUSTRIEL 
PRIVES 


KILOWATTS 


308 910 103 735 
111 350 0 

0 86 380 

36 740 146 452 
670 480 2 661 154 
342 500 806 42 

0 31 $05 

0 POmga2 

4 820 104 395 836 
190 325 1 866 941 
10 930 0 

11 245 21165 

0 35 500 

6 502 584 6 238 062 


30 
70 500 


Oo 
Oo 
oO 
ie) 
Ls) 
fon) 
fo) 
oo 


3883 


oO 
o 
oooooo0o0co0o°oc0ecdco 
£ 
- 
+ 
a 
iN) 


on 
oO 


=} WEIS) 


73 068 141 945 


48 240 
40 


fos) 
uw 
fo} 


181 


Oo 
on 


172 


foe} 
oO 
oooooocoo°cecoo 


201 


@ 
Oo 
ooooooocococecosn 


261 


foo} 
wo 


382 


@ 
ur 


TOTAL 


85 546 


50 007 


32 446 


2 452 


705 
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HYDRO AND STEAM PLANTS WITH A GENERATING CAPACITY OF 100 000 KW OR MORE 


CENTRALES HYDROELECTRIQUES ET THERMIQUES A VAPEUR AYANT UNE CAPACITE GENERATRICE DE 100 000 KW ET PLUS 


UTILITY OR COMPANY PLANT CAPACITY 
SERVICES D‘UTILITE OU SOCIETE CENTRALE CAPACITE 

KILOWATTS 
HYDRO 


NEWFOUNDLAND - TERRE-NEUVE 


ee ee ee oe we oe oe 


BOWATER POWER CO LTD DEER LAKE 124 651 
CHURCHILL FALLS LABRADOR CORP LTD CHURCHILL FALLS 5 225 000 
NEWFOUNDLAND & LABRADOR HYDRO BAY D ESPOIR 613 000 


NOVA SCOTIA - NOUVELLE-ECOSSE 


NOVA SCOTIA POWER CORP WRECK COVE 200 000 


NEW BRUNSWICK - NOUVEAU-BRUNSWICK 


ee a a ee owe ee ee 


NEW BRUNSWICK ELECTRIC POWER COMM MACTAQUAC 637 800 
BEECHWOOD 112 500 

QUEBEC 

HYDRO QUEBEC Gira 5 328 000 
BEAUHARNOIS 1 593 160 
MANIC #5 1 292 000 
MANIC #3 1 183 200 
MANIC #2 1015 200 
BERSIMIS #1 912 000 
OUTARDES #3 756 200 
BERSIMIS #2 655 000 
CARILLON 654 500 
OUTARDES #4 632 000 
LG 3 576 000 
OUTARDES # 2 453 900 
TRENCHE 288 500 
BEAUMONT 243 000 
LA TUQUE 216 000 
PAUGAN 201 975 
MANIC #1 184 410 
RAPIDE BLANC 183 600 
SHAWINIGAN #2 163 000 
LES CEDRES 162 000 
SHAWINIGAN #3 150 000 
GRAND-MERE 148 075 
RAPIDE DES ILES 146 520 
CHELSEA 144 000 
LA GABELLE 136 580 
PREMIERE CHUTE 124 200 

LA CIE HYDROELECT MANICOUAGAN MCCORMICK DAM 303 750 

SOC D' ELECT ET DE CHIMIE ALCAN LTEE CHUTE DES PASSES 742 500 
SHIPSHAW 717 000 
ISLE MALIGNE 336 000 
CHUTE A LA SAVANNE 187 250 
CHUTE DU DIABLE 187 250 
CHUTE A CARON 180 000 

ONTARIO 

ONTARIO HYDRO SIR ADAM BECK #2 1 223 600 
ROBERT H SAUNDERS 912 000 
SIR ADAM BECK #1 414 650 
DES JOACHIMS 360 000 
ABITIBI CANYON 233825 
LOWER NOTCH 228 000 
OTTO HOLDEN 205 200 
WELLS 203 300 
SIR ADAM BECK P&G 176 700 
OTTER RAPIDS 174 800 
STEWARTVILLE 153 000 
BARRETT CHUTE 152 400 
MOUNTAIN CHUTE 139 500 
AUBREY FALLS 130 150 
HARMON 129 200 
PINE PORTAGE 128 700 
KIPLING 125 400 
CHENAUX 122 400 
LITTLE LONG 121 600 


DECEW FALLS #2 115 200 
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HYDRO AND STEAM PLANTS WITH A GENERATING CAPACITY OF 100 000 KW OR MORE 


CENTRALES HYDROELECTRIQUES ET THERMIQUES A VAPEUR AYANT UNE CAPACITE GENERATRICE DE 100 000 KW ET PLUS 


UTILITY OR COMPANY PLANT CAPACITY 
SERVICES D'UTILITE OU SOCIETE CENTRALE CAPACITE 
KILOWATTS 

HYDRO - CONCLUDED 
ONTARIO POWER 101 455 

MANITOBA 

MANITOBA HYDRO KETTLE RAPIDS 1 224 000 
LONG SPRUCE 980 000 
GRAND RAPIDS 437 000 
KELSEY 236 250 
JENPEG 186 000 
SEVEN SISTERS 150 000 
GREAT FALLS 132 000 

SASKATCHEWAN 

osesececss oe 

SASKATCHEWAN POWER CORP SQUAW RAPIDS 279 900 
COTEAU CREEK 167 940 
ISLAND FALLS 105 100 

ALBERTA 

TRANSALTA UTILITIES CORP BRAZEAU 305 500 
BIGHORN 118 000 

BRITISH COLUMBIA - COLOMBIE-BRITANNIQUE 

ALCAN SMELTERS & CHEMICALS LTD KEMANO 812 800 

BRITISH COLUMBIA HYDRO & POWER AUTH GORDON M SHRUM 2 416 000 
MICA 1 736 000 
PEACE CANYON 700 000 
SEVEN MILE 607 500 
KOOTENAY CANAL 529 200 
BRIDGE RIVER #2 248 000 
BRIDGE RIVEB #1 180 000 
JORDAN RIVER 150 000 
CHEAKAMUS 140 000 
JOHN HART 120 000 
RUSKIN 105 600 

COMINCO LTD WANETA 292 500 
BRILLIANT 108 800 


ig sp 


HYDRO AND STEAM PLANTS WITH A GENERATING CAPACITY OF 100 000 KW OR MORE 


CENTRALES HYDROELECTRIQUES ET THERMIQUES A VAPEUR AYANT UNE CAPACITE GENERATRICE DE 100 000 KW ET PLUS 


UTILITY OB COMPANY PLANT CAPACITY 
SERVICES D'UTILITE OU SOCIETE CENTRALE CAPACITE 

KILOWATTS 
STEAM - VAPEUR 


NEWFOUNDLAND - TERRE-NEUVE 


NEWFOUNDLAND & LABRADOR HYDRO HOLY ROOD 450 000 


NOVA SCOTIA - NOUVELLE-ECOSSE 


NOVA SCOTIA POWER CORP TUFTS COVE 350 000 
LINGAN 316 000 
POINT TUPPER 230 500 
TRENTON 210 000 


NEW BRUNSWICK - NOUVEAU-BRUNSWICK 


NEW BRUNSWICK ELECTRIC POWER COMM COLESON COVE 1 050 000 
POINT LEPREAU 680 000 
COURTENAY BAY 263 365 
DALHOUSIE # 2 200 000 
DALHOUSIE # 1 100 000 

QUEBEC 

ATOMIC ENERGY OF CANADA LTD GENTILLY 1 266 400 

HYDRO QUEBEC TRACY 600 000 

ONTARIO 

ATOMIC ENERGY OF CANADA LTD DOUGLAS POINT 220 000 

ONTARIO HYDRO NANTICOKE 4 000 000 
BRUCE “at 3 200 000 
LAKEVIEW 2 400 000 
LENNOX 2 295 000 
PICKERING 2 160 000 
LAMBTON 2 000 000 
RICHARD L HEARN 1 200 000 
THUNDER BAY 400 000 
J CLARK KEITH 264 000 

MANITOBA 

MANITOBA HYDRO BRANDON 237 000 
SELKIRK 132 000 

SASKATCHEWAN 

SASKATCHEWAN POWER CORP BOUNDARY DAM 874 500 
POPLAR RIVER 294 000 
QUEEN ELIZABETH 241 000 
A L COLE 105 000 

ALBERTA 

A EC POWER LTD MILDRED LAKE 210 000 

ALBERTA POWER LTD BATTLE RIVER 741 000 
H R MILNER 150 000 

EDMONTON POWER CLOVER BAR 660 000 
ROSSDALE 345 000 

TRANSALTA UTILITIES CORP SUNDANCE 2 200 000 
WABAMUN 582 000 


BRITISH COLUMBIA - COLOMBIE-BRITANNIQUE 


BRITISH COLUMBIA HYDRO & POWER AUTH BURRARD 912 500 


Hydro Hydro-électriques 


HYDRO 


OPERATING HEADS 


HAUTEUR DE CHUTE 


MAXIMUM MINIMUM NORMAL 


MAXIMUM MINIMUM NORMALE 


eee eee i 


NEWFOUNDLAND - TERRE-NEUVE 


ABITIBI-PRICE INC 


BISHOPS FALLS 11 10 10 
LATITUDE 49 01 

LONGITUDE 55 30 

EXPLOITS RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 95 
GRAND FALLS =i] 32 33 
LATITUDE 49 01 

LONGITUDE 55 40 

EXPLOITS RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 170 
ASARCO INC 

BUCHANS 52 48 50 
LATITUDE 48 49 

LONGITUDE 56 52 

BUCHANS LAKE 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 1 


BOWATER POWER CO LTD 


DEER LAKE 81 77 80 
LATITUDE 49 10 

LONGITUDE 57725 

GRAND LAKES 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 132 
WATSONS BROOK 176 175 176 
LATITUDE 48 57 

LONGITUDE 575i, 

CORNER BROOK 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 4 


MAIN TURBINES 


PAU 


TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 
MANUFACTURER 
ANNEE ET 
FPABRICANTS 
1909 SMS 
1928 SMS 
1933 SMS 
1953 SMS 
1953) SMS 
1953 SMS 
1953 SMS 
qg53 SMS 
1953 SMS 
1909 AGK 
1909 AGK 
1911 AGK 
1952 SMS 
1952 SMS 
1952 SMS 
1952 SMS 
1955 DEW 
1927 JMV 
1925 AW 
1925 AW 
1925 AW 
1925 AW 
1925 AW 
1925 AW 
1925 AW 
1929 NNS 
1929 NNS 
1958 EE 
1958 EE 


RUNNER 


TURBINE 


RF 


RF 
RF 


RPM 


T/MN 


214 
214 
231 
231 
231 
231 
231 
231 
231 


Sy7/5) 
375 
375 
257 
257 
257 
257 
120 


600 


360 
360 
360 
360 
360 
375 
375 
214 
214 


1000 
1000 


HEAD 


CHUTE 


50 


7S) 
75 
US 
75 
75 
75 
7/8) 
75 
75 


170 
170 


CAPAC 


CAPAC 


KW 


NNNNNNN | & 


Nereerereoes a 


iS) 


ITY 


ITE 


940 


936 
936 
936 
936 
936 
936 
936 
499 
499 


476 
476 


MAIN GENERATORS 


YEAR AND 
MANUFACT 
ANNEE ET 
FABRICAN 


1916 
1928 
1953 
1953 
1953 
1953 
1953 
11953) 
1953 


1909 
1909 
1911 
1950 
1950 
1950 
1950 
1938 


1927 


1925 
1925 
1925 
1925 
1925 
1925 
1925 
1929 
1929 


1958 
1958 


URER 


ts 


JMV 


EE 
EE 


GENEBATEURS PRINCIPAUX 


VOLTS 


VOLTS 


6900 


6000 
6000 
6000 
6000 
6000 
6000 
6000 
6000 
6000 


4160 
4160 


HY 


CAPAC 


CAPAC 


KW 


= 
~ NONNNNNN == 


NF FSS em a a= 


bt 


late) 


133 


DRO 


ITY 


ITE 


760 


760 


760 


284 
305 
305 
284 
305 
284 
284 
800 
800 


651 
600 
600 


200 


851 


HYDRO 
OPERATING HEADS 


HAUTEUR DE CHUTE 


MAXIMUM MINIMUM NORMAL 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE 
ee cc ccc ecco Mees ceccccces 
CHURCHILL FALLS LABRADOR CORP LTD 
CHURCHILL PALLS 322 304 312 
LATITUDE 53 40 
LONGITUDE 63 80 
CHURCHILL RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 1 389 
IRON ORE CO OF CANADA 
MENIHEK 11 9 11 
LATITUDE 54 28 
LONGITUDE 66 36 
MENIHEK LAKE 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 142 
NEWFOUNDLAND & LABRADOR HYDRO 
BAY D ESPOIR 178 165 176 
LATITUDE 47 56 
LONGITUDE 55 46 
SALMON R AND GREY R 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 187 
HINDS LAKE 219 215 217 
LATITUDE 49 05 
LONGITUDE 57712 
HINDS LAKE 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 20 
SNOOKS ARM 83 82 83 
LATITUDE 49 51 
LONGITUDE 55533 
SISTERS SYSTEM 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 1 
VENAMS BIGHT 82 78 79 
LATITUDE 49 52 
LONGITUDE 55 40 
BURNT ILE SYSTEM 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 1 
NEWFOUNDLAND LIGHT & POWER CO LTD 
CAPE BROYLE 58 56 57 
LATITUDE 47 05 
LONGITUDE 52; 57, 


HORSE CHOPS RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 10 
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MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM 
ANNEE ET TURBINE T/MN 
FABRICANTS 

1971 DEW RF 200 
1971 MIL RF 200 
1972 DEW RF 200 
1972 MIL RF 200 
1973 DEW RF 200 
1973 MIL BF 200 
1973 DEW RF 200 
1974 MIL RF 200 
1974 DEW RF 200 
1974 MIL RF 200 
1974 MIL RF 200 
1954 CAC RPF 150 
1954 CAC RPF 150 
1960 KMW RPK 150 
1967 CAC RF 300 
1967 CAC RF 300 
1967 CAC RF 300 
1968 CAC RF 300 
1970 CAC RF 300 
1970 CAC RF 300 
noTT DEW RF 225 
1980 NOBO RF 360 
1957 GGG IP 1200 
1957 GGG sei) 1200 
1952 cviIc RF 360 


HEAD 


CHUTE 


10 
10 
12 


176 
176 
176 
176 
176 
176 
173 


214 


82 


81 


54 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


483 
483 
483 
483 
483 
483 
483 
483 
483 
483 
483 


74 
74 
74 
74 
74 
74 
154 


77 


5 


408 
408 
408 
408 
408 
408 
408 
408 
408 
408 
408 


476 
476 
071 


600 
600 
600 
600 
600 
600 
422 


300 


567 


343 


670 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1971 CGE 15000 475 000 
1971 SIL 15000 475 000 
1972 CGE 15000 475 000 
1972 MIL 15000 475 000 
1973 CGE 15000 475 000 
1973 MIL 15000 475 000 
1973 CGE 15000 475 000 
1974 MIL 15000 475 000 
1974 CGE 15000 475 000 
1974 MIL 15000 475 000 
1974 MIL 15000 475 000 
5 225 000 
5 225 000 
1954 CWES 6900 4 250 
1954 CWES 6900 4 250 
1960 CWES 6900 10 200 
18 700 
18 700 
1967 CGE 13800 76 500 
1967 CGE 13800 76 500 
1967 CGE 13800 76 500 
1968 CGE 13800 76 500 
1970 CGE 13800 76 500 
1970 CGE 13800 76 500 
1977 CGE 13800 154 000 
613 000 
1980 HITA 13800 75 000 
75 000 
1957 LDM 6900 560 
560 
1957 LDM 6900 360 
360 
688 920 
1952 CWES 6900 6 000 
6 000 


HYDRO 
OPERATING HEADS 
HAUTEUR DE CHUTE 
MAXIMUM MINIMUM NORMAL 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE 
ec cc ccc cc ee Meccccccccccce 
FALL POND 16 15 15 
LATITUDE 46 56 
LONGITUDE 55N22 
OVERFALL BROOK 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 1 
HEARTS CONTENT 47 45 46 
LATITUDE 47 52 
LONGITUDE 53522 
SOUTHERN COVE BROOK 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN —- 3 
HORSE CHOPS 90 87 89 
LATITUDE 47 08 
LONGITUDE 52 OW, 
HORSE CHOPS RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN —- 8 
LAWN 27 AD 23 
LATITUDE 46 56 
LONGITUDE 55333) 
LAWN RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 3 
LOCKSTON 85 We 82 
LATITUDE 48 23 
LONGITUDE 53°24 
LOCKSTON RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 2A 
LOOKOUT BROOK 176 Us 176 
LATITUDE 48 23 
LONGITUDE 58) 12 
LOOKOUT BROOK 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 3 
MOBILE 121 119 120 
LATITUDE 47 13 
LONGITUDE 52 50 
MOBILE RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 6 
NEW CHELSEA 84 82 84 
LATITUDE 48 02 
LONGITUDE 530 ts 
NEW CHELSEA BROOK 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN — 2 
PETTY HARBOUR 58 55 58 
LATITUDE 47 28 
LONGITUDE 52 43 
SECOND POND . 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 6 
PIERRES BROOK 87 85 86 
LATITUDE 47 17 
LONGITUDE 52 50 


PIERRES BROOK 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN — 5 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM 
ANNEE ET TURBINE T/MN 
FABRICANTS 

1939 IMV RF 600 
1960 EE RF 514 
19/53 DEW RF 450 
1930 JMV RF 900 
1931 IMV RF 900 
1955 GGG RF 720 
1961 GGG RF 720 
1945 JL RF 1200 
1945 JL RF 1200 
1958 GGG RF 900 
1951 DEW RF 514 
1957 DEW RF 514 
1908 JMV RF 327 
1911 JMV RF 327 
1926 AW RF 514 
1931 JMV RF 514 


HEAD 


CHUTE 


MS 


46 


84 


23 
23 


79 
79 


wy) 
US) 
175 


84 


58 
58 
58 


80 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


373 


2 686 


7 460 


186 
186 


1 492 
1 492 


1 380 
1 380 
2 686 


9 698 


4 178 


OY 
1 567 
2 051 


Ss} SSY/ 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1939 WEST 2300 400 
400 
1960 BP 2400 2 400 
2 400 
1953 CGE 6900 7 650 
7 650 
1930 WEST 2400 150 
1931 WEST 2400 150 
300 
1955 GE 6900 1 500 
1961 GE 6900 1 500 
3 000 
1945 WEST 2400 1 400 
1945 WEST 2400 1 400 
1958 GE 2400 2 400 
5 200 
1951 WEST 6900 9 350 
95350 
1957 WEST 6900 4 000 
4 000 
1908 WEST 2300 1 600 
1922 GE 2300 1 600 
1926 CGE 2300 1 800 
5 000 
1931 GEE 6900 3 200 
3 200 


HYDRO 


PITMANS POND 


LATITUDE 48 O04 
LONGITUDE 53: 31:2 
NEW CHELSEA BROOK 


AVERAGE ANNUAL FLOW- 


PORT UNION 
LATITUDE 48 30 
LONGITUDE 53 05 


PORT UNION RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW- 


RATTLING BROOK 


LATITUDE 49 05 
LONGITUDE 55 16 
RATTLING BROOK 


AVERAGE ANNUAL FLOW- 


ROCKY POND 
LATITUDE 47 11 
LONGITUDE Dy 15S} 


LAMANCHE CANAL 


AVERAGE ANNUAL FLOW- 


SANDY BROOK 


LATITUDE 
LONGITUDE 
SANDY BROOK 


48 56 
55 48 


AVERAGE ANNUAL FLOW- 


SEAL COVE 
LATITUDE 47 26 
LONGITUDE 53 06 


SEAL COVE BROOK 


AVERAGE ANNUAL FLOW- 


TOPSAIL 
LATITUDE 47 32 
LONGITUDE 52 56 


TOPSAIL BROOK 


AVERAGE ANNUAL FLOW- 


TORS COVE 
LATITUDE 47 13 
LONGITUDE 52) 154 


TORS COVE POND 


AVERAGE ANNUAL FLOW- 


VICTORIA 
LATITUDE 47 46 
LONGITUDE 53 14 


VICTORIA BROOK 


AVERAGE ANNUAL FLOW- 


WEST BROOK 
LATITUDE 46 55 
LONGITUDE 55) 23 
WEST BROOK 


AVERAGE ANNUAL FLOW- 


OPERATING HEADS 


HAUTEUR DE CHUTE 


MAXIMUM MINIMUM 


- 


MAXIMUM MINIMUM 


ee cece cece Meee cece cccee 


21 We) 


DEBIT ANNUEL MOYEN 


23 20 


DEBIT ANNUEL MOYEN 


101 96 


DEBIT ANNUEL MOYEN 


37 33 


DEBIT ANNUEL MOYEN 


33 31 


DEBIT ANNUEL MOYEN 


59 yt 


DEBIT ANNUEL MOYEN 


111 


DEBIT ANNUEL MOYEN 


Ey 55 


DEBIT ANNUEL MOYEN 


66 65 


DEBIT ANNUEL MOYEN 


43 41 


DEBIT ANNUEL MOYEN 


NORMAL 

NORMALE 

20 
2 

21 
3 

100 
10 

35 
7 

33 
13 

58 
3 

111 
2 

56 
8 

65 
1 

43 
2 


=" 23) = 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM 

ANNEE ET TURBINE T/MN 
FABRICANTS 

UEP SE} GGG RF 406 
1918 PWW RF 600 
1918 PWW RF 600 
1958 CAC RF 514 
1958 CAC RF 514 
1943 DEW RF 2) 
1963 DEW RF 300 
1922 AC RF 450 
1927 JMV RF 514 
1932 JMYV RF 900 
1942 EE RF 514 
1942 EE RF 514 
1951 EE RF 514 
1914 JMV RF 600 
1942 JL RF 720 


HEAD 


CHUTE 


21 


21 
21 


94 
94 


33 


33 


58 


58 


53 
53 
53 


65 


43 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


ano 


NON bh 


895 


261 
261 


341 
341 


133 


968 


119 
238 


119 


126 
126 
611 


559 


746 


NEWFOUNDLAND - TOTAL - TERRE-NEUVE 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1959 WEST 2300 800 
800 
1918 GE 2300 280 
1918 GE 2300 280 
560 
1958 CGE 6900 6 375 
1958 CGE 6900 69375 
12 750 
1943 WEST 6900 3 200 
3 200 
1963 WEST 6900 5950 
5 950 
1922 AC 2300 1 200 
1927 WEST 2300 2 540 
3 740 
1932 WEST 2300 1 200 
1 200 
1942 EE 6900 2 000 
1942 EE 6900 2 000 
1951 EE 6900 2 500 
6 500 
1914 WEST 2400 450 
450 
1942 WEST 2400 700 
700 
82 350 
6 290 256 


HYDRO 


OP ERATING 


HAUTEUR DE CHUTE 


MAXIMUM 


MAXIAUA 


HEADS 


MINIMUM 


MINIMUM 


NORMAL 


NORMALE 


ee ccc ccc cee Meccc ccccccccs 


NOVA SCOTIA - NOUVELLE~ECOSSE 


MINAS BASIN PULP & POWER CO LTD 


SALMON HOLE 


LATITUDE 44 56 

LONGITUDE 64 03 

PANUKE LAKE 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


ST CROIX 49 
LATITUDE 44 56 
LONGITUDE 64 03 


ST CROIX RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


NOVA SCOTIA POWER CORP 


AVON #1 36 
LATITUDE 44 52 
LONGITUDE 64 13 

AVON RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


AVON #2 43 
LATITUDE 44 52 
LONGITUDE 64 13 

AVON RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


BIG FALLS 18 
LATITUDE 44 06 
LONGITUDE 64 55 


MERSEY RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


COWIE FALLS 13 
LATITUDE 44 O04 
LONGITUDE 64 46 


MERSEY RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


DEEP BROOK 14 
LATITUDE 44 03 
LONGITUDE 64 47 


MERSEY RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


DICKIE BROOK 91 
LATITUDE {525 
LONGITUDE 61 30 


DICKIE BROOK 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


GULCH 77 
LATITUDE 44 34 
LONGITUDE 65 38 

BEAR RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


MOYEN 


48 


MOYEN 


33 


MOYEN 


40 


MOYEN 


18 


MOYEN 


13 


MOYEN 


14 


MOYEN 


hI 


MOYEN 


76 


MOYEN 


25 


49 


36 


43 


18 


13 


14 


91 


76 


51 


51 


51 


MAIN TURBINES 


24) = 


TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 
MANUFACTURER 
ANNEE ET 
FABRICANTS 
1938 DEW 
1934 DEW 
1958 VICK 
1929 DEW 
1929 SMS 
1929 SMS 
1938 SMS 
1938 SMS 
1950 SMS 
1950 SMS 
1948 CAC 
1948 CAC 
elev cvic 


RUNNER 


TURBINE 


RF 


RF 


RF 


RF 


RF 
RF 


RPK 
RPK 


RPK 
RPK 


RF 


RF 


RPM 


T/MN 


277 


400 


360 


400 


163 
163 


200 
200 


200 
200 


900 
900 


400 


HEAD 


CHUTE 


20 


45 


36 


43 


18 
18 


13 


14 
14 


91 
91 


69 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


2 238 


Se320 


3730 


2 909 


4 737 
4 737 


3 805 
Sac05) 


4 774 
4 774 


15305 
1 305 


6 341 


MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


VOLTS 


2300 


2300 


2300 


2300 


6600 
6600 


6600 
6600 


6900 
6900 


2300 
2300 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS 
ANNEE ET 
PABRICANTS 
1938 SGE 
1934 SGE 
1958 BBC 
1929 SGE 
1929 SGE 
1929 SGE 
1938 OERL 
1938 OERL 
1950 CWES 
1950 CWES 
1948 CWES 
1948 CWES 
1952 CWES 


13800 


HY 


CAPAC 


CAPAC 


KW 


DRO 


ITY 


ITE 


000 


000 


000 


000 


000 


750 
750 


000 


000 


500 
500 


000 


600 
600 


200 


500 
500 


000 


200 
600 


800 


000 


000 


HYDRO 

HARMONY 

LATITUDE 44 25 
LONGITUDE 65 02 


MEDWAY RIVER 


OPERATING HEADS 


HAUTEUR DE CHUTE 


MAXIMUM MINIMUM 


MAXINUM MINIMUM 


NORMAL 


NORMALE 


cece cece cee Mecccccccccces 


11 11 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN 


HELLS GATE 
LATITUDE 45 03 
LONGITUDE 64 25 


BLACK RIVER 


56 54 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN 


HOLLOW BRIDGE 


LATITUDE 
LONGITUDE 
BLACK RIVER 


45 01 
64 22 


45 4y 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN 


LEQUILLE 
LATITUDE 44 43 
LONGITUDE 65829 


ALLAIN RIVER 


118 117 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN 


LOWER GREAT BROOK 


LATITUDE 
LONGITUDE 
MERSEY RIVER 


44 05 
64 39 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN 


LOWER LAKE FALLS 


LATITUDE 
LONGITUDE 
MERSEY RIVER 


44 08 
64 55 


15 15 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN 


LUMSDEN 
LATITUDE 45 01 
LONGITUDE 64 25 


BLACK RIVER 


22 20 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN 


MALAY FALLS 


LATITUDE 44 59 
LONGITUDE 62 29 
EAST RIVER 


12 12 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN 


METHALS 
LATITUDE 44 57 
LONGITUDE 64 26 


GASPEREAUX LAKE 


14 12 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN 


MILL LAKE 
LATITUDE 44 43 
LONGITUDE 63 54 


NORTH EAST RIVER 


49 49 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN 


11 


56 


45 


118 


15 


22 


12 


14 


49 


10 


51 


51 


14 


- 25 - 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM 
ANNEE ET TURBINE T/MN 
FABRICANTS 

1943 RHM RF 200 
1930 DEW RF 450 
1949 DEW RF 450 
1940 DEW RF 257 
1968 DEW RF 514 
A955 SMS RPK 128 
1955 SMS RPK 128 
1929 SMS RF 150 
1929 SMS RF 150 
1942 DEW RF 257 
1924 WSM RF 225 
1924 WSM RF 225 
1976 BARB RF 225 
1949 DEW RPF 240 
1922 SMS RF 514 
1922 SMS RF 514 


HEAD 


CHUTE 


56 


56 


45 


118 


15 
15 


22 


13 
13 
12 


14 


49 
49 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


895 


Sy £6)7/ 
Ss) Shy/ 


5 595 


Ul “UE 


2329 
2 SYK) 


3 954 
3 954 


S)) E157) 


1 380 
380 
1 298 


= 


3 432 


1 417 
1 417 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FPABRICANTS 
KW 
1943 WEST 2300 600 
600 
1930 SGE 2300 3 360 
1949  CWES 2300 3 570 
6 930 
1942 CGE 6900 5 312 
5 312 
1968 BBC 6900 11 180 
11 180 
1955  CWES 6900 2 250 
1955  CWES 6900 2 250 
4 500 
1929  SGE 6600 3 690 
1929  SGE 6600 3 690 
7 380 
1940  CWES 6900 2 800 
2 800 
1924  CWES 2300 1 200 
1924  CWES 2300 1 200 
1924 CWES 2300 1 200 
3 600 
1949 CWES 6900 3 400 
3 400 
1922 CGE 13200 1 280 
1922 CGE 13200 1 280 
2 560 


HAUTEUR DE CHUTE 


HEADS 


MINIMOM 


MINIMUM 


NORMAL 


NORMALE 


cece ccc cc ee Meee cece ccc ces 


HYDRO 
OPERATING 
MAXIMUM 
MAXIMUM 
NICTAUX 116 
LATITUDE 44 55 
LONGITUDE 65 01 
NICTAUX RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 
PARADISE 142 
LATITUDE 4h 50 
LONGITUDE 65 15 
PARADISE BROOK 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 
RIDGE 45 
LATITUDE 44 33 
LONGITUDE 65 36 
BEAR RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 
ROSEWAY 8 
LATITUDE 43 46 
LONGITUDE 65 20 
ROSEWAY RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 
RUTH FALLS 33) 
LATITUDE 44 58 
LONGITUDE 62 30 
EAST RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 
SANDY LAKE 38 
LATITUDE 44 43 
LONGITUDE 63 55 
INDIAN RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 
SISSIBOO FALLS 27 
LATITUDE 44 24 
LONGITUDE 65 54 
SISSIBOO RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 
TIDE WATER 28 
LATITUDE 44 42 
LONGITUDE 63 53 
NORTH EAST RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 
TUSKET 8 
LATITUDE 43 53 
LONGITUDE 65 58 


TUSKET RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 
UPPER LAKE FALLS 13 
LATITUDE 44 09 

LONGITUDE 64 58 


ROSSIGNOL LAKE 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


115 


MOYEN 


141 


MOYEN 


MOYEN 


MOYEN 


33 


MOYEN 


38 


MOYEN 


27 


MOYEN 


28 


MOYEN 


MOYEN 


MOYEN 


116 


142 


43 


33 


38 


27 


28 


11 


16 


51 


10 


44 


51 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM 
ANNEE ET TURBINE T/MN 
FABRICANTS 

1954 DEW RF 600 
1950 cviIc RF 720 
1957 SMS RF 360 
1931 WH RF 450 
1949 SMS RF 180 
1925 SMS RF 400 
1925 SMS RF 400 
1936 DEW RF 360 
1982 BARB RF 450 
1982 BARB RF 450 
1961 KMW RF 225 
Lg22 SMS RF 300 
1922 SMS RF 300 
1929 MST RPK 225 
1929 MST RPK 225 
1929 MST RPK 225 
I29 DEW RPK 180 
1929 DEW RPK 180 


HEAD 


CHUTE 


116 


142 


43 


38 
38 


27 


28 
28 


aon 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


6 


WNh 


714 


730 


954 


269 
559 


346 
346 
208 


976 
976 


968 


574 
574 


701 
701 
701 


685 
685 


HYDRO 


MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1954 CWES 6900 6 800 
6 800 
1950 CWES 6900 3 600 
3 600 
1957 CGE 6900 4 000 
4 000 
1931 BP 2300 320 
1949 CGE 6600 600 
920 
1925 SGE 6600 2 000 
1925 SGE 6600 2 000 
1936 MP 6600 Zo Shy) 
6 970 
1928 SGE 13200 2 000 
1928 SGE 13200 2 000 
4 000 
1961 CWES 6900 6 000 
6 000 
1922 CGE 13200 2ess20 
1922 CGE 13200 2 320 
4 640 
1929 CWES 6600 720 
1929 CWES 6600 720 
1929 CWES 6600 720 
2 160 
1929 SGE 6600 2 700 
1929 SGE 6600 2 700 
5 400 


37 


NORMAL 


NORMALE 


HYDRO 
OPERATING HEADS 
HAUTEUR DE CHUTE 
MAXIMUM MINIMUM 
MAXIMUM MINIMUM 
cece reece ce Meee sce cecceee 
WEYMOUTH FALLS 38 36 
LATITUDE 44 24 
LONGITUDE 65 56 


SISSIBOO RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


WHITE ROCK 18 17 
LATITUDE 45 04 
LONGITUDE 64 22 


GASPEREAUX RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


WRECK COVE 366 351 
LATITUDE 46 32 
LONGITUDE 60 26 


CHETICAMP RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


NEW BRUNSWICK - NOUVEAU-BRUNSWICK 


B J HARGROVE LTD 


HARGROVE 20 15 
LATITUDE 46 31 
LONGITUDE 67 36 


MONQUART RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


CONSOLIDATED-BATHURST LTD 

GREAT FALLS 34 32 
LATITUDE 47 22 

LONGITUDE 65 54 


NEPISEQUIT RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES 
MUSQUASH 32 30 
LATITUDE 45 12 
LONGITUDE 66 21 


MUSQUASH RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


EDMUNDSTON CORP OF 


GREEN RIVER 8 7 
LATITUDE 47 27 
LONGITUDE 68 19 


GREEN RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


18 


358 


18 


34 


30 


7 


11 


10 


35 


10 


11 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCIPALES 


NOVA SCOTIA - TOTAL - NOUVELLE-ECOSSE 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM 
ANNEE ET TURBINE T/MN 
FABRICANTS 

1961 JOHN RF Zoi 
1967 KMW BF 257 
1952 cvic RF 200 
1978 MITI RF 450 
1978 MITI RF 450 
1970 CBAR RF 600 
1978 CBAR RF 450 
1921 BO VG RF 300 
1921 BO VG RF 300 
1930 AC RF 300 
1920 SMS RF 300 
1920 SMS BF 300 
1930 CAC RF 240 


HEAD 


CHUTE 


37 
37 


18 


366 
366 


20 
20 


33 
33 
34 


30 
30 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


8 952 
8 952 


2 984 


102 948 
102 948 


168 
327 


3 730 
3 730 
4 103 


2 738 
2 738 


783 


HYDRO 


MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1961 CWES 13800 9 000 
1967 CWES 13800 9 000 
18 000 
1952 CWES 6900 3 200 
3 200 
1978 CGE 13800 100 000 
1978 CGE 13800 100 000 
200 000 
355 702 
360 702 
1970 WEST 2300 150 
1978 EE 2300 350 
500 
500 
1921 CGE 4400 3 600 
1921 CGE 4400 3 600 
1930 CGE 4400 3 600 
10 800 
10 800 
1920 CGE 13200 2 320 
1920 CGE 13200 2 320 
4 640 
4 640 
1930 WEST 2300 800 
800 


800 


HYDRO 
OPERATING HEADS 
HAUTEUR DE CHUTE 
MAXIMUM MINIMUM NORMAL 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE 
sec ccc cece Me cce ccccccsce 
FRASER INC 
EDMUNDSTON yf 4 6 
LATITUDE 47 22 
LONGITUDE 68 20 
MADAWASKA RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 28 
MAINE~NEW BRUNSWICK ELEC POWER LTD 
TINKER 26 24 25 
LATITUDE 46 49 
LONGITUDE 67 46 
ARCOSTOCK RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 71 
NEW BRUNSWICK ELECTRIC POWER COMM 
BEECHWOOD 18 9 18 
LATITUDE 46 33 
LONGITUDE 67 41 
SAINT JOHN RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 637 
GRAND FALLS 41 34 39 
LATITUDE 47 03 
LONGITUDE 67 44 
SAINT JOHN RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN + 395 
MACTAQUAC 37 24 35 
LATITUDE 45 57 
LONGITUDE 66 52 
SAINT JOHN RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 755) 
MILLTOWN 8 7, 7 
LATITUDE 45 10 
LONGITUDE 67 18 
ST CROIX RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 71 
SISSON 44 34 44 
LATITUDE 47 16 
LONGITUDE foe pe) 
SISSON LAKE 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 6 
TOBIQUE 23 18 21 
LATITUDE 46 46 
LONGITUDE 67337 
TOBIQUE RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 80 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM HEAD CAPACITY 
ANNEE ET TURBINE T/MN CHUTE CAPACITE 
FABRICANTS 

4 KW 

1918 WH RF 134 7 746 
1918 WH RF 134 7 746 
1922 DEW RF 360 26 1 492 
1923 DEW RF 360 26 1 492 
1926 DEW RF 240 26 3 730 
1952 SMS RF 300 26 3 730 
1965 CAC RPK 180 7M3) 24 618 
1957 DEW RPK 109 17 33 570 
1958 DEW RPK 109 UY Sse Ono 
1962 CAC RPK 106 17 41 403 
1928 CAC RP 164 38 14 920 
1929 CAC RF 164 38 14 920 
1930 CAC RF 164 38 14 920 
1932 CAC RF 164 38 14 920 
1968 DEW RPK 112 34 104 440 
1968 DEW RPK 112 34 104 440 
1968 DEW RPK 112 34 104 440 
1972 DEW RPK 142 34 104 440 
1979 LMW RPK 112 34 110 408 
1980 LMW RPK tle 34 110 408 
1911 aS RF 185 8 373 
1920 WH RF 150 6 806 
1920 WH RF 150 6 806 
1920 WH RF 150 6 806 
1962 AC RPF 300 9 349 
1968 SGE RPF 300 i 448 
1969 DEW RPF 257 6 261 
1965 CAC RP 257 44 918325: 
1953 SMS RPK 225 23 10 071 
953 SMS RPK 225 23 10 071 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
PABRICANTS 
KW 
1918 CGE 6600 1 000 
1918 CGE 6600 1 000 
2 000 
2 000 
1922 CWES 12000 1 500 
1923 CWES 12000 1 500 
1926 CWES 12000 3520 
1952 CWES 12000 3 520 
1965 CWES 13800 20 800 
30 840 
30 840 
1957 CGE 13800 36 000 
1958 CGE 13800 36 000 
1962 WEST 13800 40 500 
112 500 
1928 CGE 6600 15 750 
1928 CGE 6600 15 750 
1930 CGE 6600 15 750 
1931 CGE 6600 IS e750 
63 000 


1968 WEST 
1968 WEST 
1968 WEST 
U2 WEST 


13800 102 600 
13800 102 600 
13800 102 600 
13800 110 000 


1979 CGE 13800 110 000 
1980 CGE 13800 110 000 
637 800 

1947 CGE 6600 300 
1920 CGE 600 700 
1920 CGE 600 700 
1920 CGE 600 700 
1962 CGE 600 300 
1968 SGE 6600 400 
1947 CGE 600 250 
33:50 

1965 CWES 6900 10 000 
10 000 

1953) CGE 6900 10 000 
1953 CGE 6900 10 000 
20 000 

846 650 


AYDRO 


OPERATING HEADS 


HAUTEUR DE CHUTE 


MAXIMUM MINIMUM NORMAL 


MAXIMUM MINIMUM NORMALE 


ec cecececee Meee ccc ccc ece 


ST GEORGE PULP & PAPER CO LTD 


ST GEORGE 16 14 15 
LATITUDE 45 07 

LONGITUDE 66 50 

MAGAGUADAVIC RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 33 
QUEBEC 


BELLETERRE COMM HYDRO ELECT 


WINNEWAY 18 16 18 
LATITUDE 47 35 

LONGITUDE 78 33 

RIVIERE WINNEWAY 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 5 


CENTRALE © P C INC 
CHICOUTIMNI 84 82 83 
LATITUDE 48 25 
LONGITUDE 71:04 


RIVIERE CHICOUTIMI 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 34 


CIE DE PAPIER ROLLAND LTEE 

MONT ROLLAND 30 
LATITUDE 45 56 

LONGITUDE 74 07 


RIVIERE DU NORD 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 4 


COATICOOK VILLE DE 


COATICOOK 42 41 42 
LATITUDE 45 08 

LONGITUDE 71 48 

RIVIERE COATICOOK 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 3 


CONSOLIDATED - BATHURST INC 


GRAND BAIE#1 30 30 30 
LATITUDE 48 16 

LONGITUDE Oy 54 

RIVIERE HA HA 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 3 
GRAND BALE#2 23 23 23 
LATITUDE 48 16 

LONGITUDE 70 52 

RIVIERE HA HA 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 3 


ee I 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCIPALES 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM HEAD CAPACITY MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET TURBINE T/MN CHUTE CAPACITE ANNEE ET VOLTS CAPACITE 

PABRICANTS FABRICANTS 

M KW KW 

1902 BOVG RF 514 16 597 1950 EE 600 700 
41949 CBAR RF 514 16 597 1950 EE 600 700 
1902 BO VG RF 250 16 1 865 1978 GE 6900 1 500 
1902 BO VG RF 250 16 1 865 1978 GE 6900 1 500 
4 400 
4 400 
NEW BRUNSWICK - TOTAL - NOUVEAU- BRUNSWICK 900 630 
1938 CAC RF 257 16 1 O44 1938 EE 2300 17169 
1942 CAC RF 257 16 1 044 1942 EE 2300 1 169 
Za530 
2 338 
1956 SMS RF Zoi 83 31 332 1953 GE 13800 32 000 
32 000 
32 000 
1927 SMS RF 550 30 168 1943 CGE 550 160 
160 
160 
1927 WH RF 900 44 895 1927 EE 2400 720 
1927 WH RF 900 41 895 1927 EE 2400 720 
1 440 
1 440 
1917 SMS RF 450 30 1 194 1917 WEST 2200 828 
828 
1918 SMS RF 400 23 522 1918 CGE 2200 460 
460 


1 288 


HYDRO 


OPERATING HEADS 


HAUTEUR DE CHUTE 


MAXIMUM MINIMUM 


MAXIMUM MINIMUM 


NORMAL 


NORMALE 


cece cece ce Mec ecccccesees 


DOMINION TEXTILE INC 


MAGOG 8 U 
LATITUDE 45 17 
LONGITUDE 72 06 


LAC MEMPHREMAGOG 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


E B EDDY FOREST PRODUCTS LTD 


CHAUDIERE PALLS 12 10 
LATITUDE 45 25 
LONGITUDE 75 43 


OTTAWA RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


ERCO INDUSTRIES LTD 


BUCKINGHAM 11 10 
LATITUDE 45 35 
LONGITUDE T5525 


RIVIERE DU LIEVRE 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


HART JAUNE POWER CO 
FIFTY FOOT FALLS 


LATITUDE SC) 

LONGITUDE 67 48 

PETITE MANICOUAGAN L 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


HYDRO QUEBEC 
ANSE ST JEAN 23 12 


LATITUDE 48 12 

LONGITUDE Zhe) abel 

RIVIERE ST-JEAN 

AVERAGE ANNUAL FPLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


25 


11 


566 


10 


113 


40 


85 


20 


14 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 
MANUFACTURER 
ANNEE ET 
FABRICANTS 
1920 WH 
1920 WH 
1955 CAC 
i955 CAC 
1955 CAC 
1914 SMS 
1915 SMS 
1920 SMS 
1928 SMS 
1936 CAC 
1960 EEC 
1960 EEC 
1960 EEC 
1957 GGG 


30F= 


RUNNER 


TURBINE 


RF 
BF 


RF 
RF 
RF 


RF 
RF 
RF 


RF 


RPM 


T/MN 


a33 
133 


164 
164 
164 


165 
165 
165 
165 
220 


200 
200 
200 


514 


HEAD 


CHUTE 


12 


Ue 


wwwww 


a7 
37 
37 


20 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


ue ue) 
Meats 


4 103 
4 103 
4 103 


492 
492 
492 
492 
865 


ee oe 


16 412 
16 412 
16 412 


448 


HYDRO 


MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUPACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
PABRICANTS 
KW 
1920 CGE 2400 1 000 
1920 CGE 2400 1 000 
2 000 
2 000 
1913 SGE 2300 SSO 
1913 SGE 2300 Sy 1/5) 
1913 SGE 2300 3 7/50 
11 250 
11 250 
1914 CGE 125 15375 
TOS CGE 2300 1 440 
1920 CGE 2300 1 440 
1928 CGE 2300 1 440 
1939 CGE 2300 1 836 
2 Ssh 
moat 
1960 CWES 13800 16 150 
1960 CWES 13800 16 150 
1960 CWES 13800 16 150 
48 450 
48 450 
1957 EE 2400 400 
400 


HYDRO 
OPERATING HEADS 
HAUTEUR DE CHUTE 
MAXIMUM MINIMUM NORMAL 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE 
cece cece cee Mec ee coc ec ccces 
BEAUHARNOIS 25 23 24 
LATITUDE 45 19 
LONGITUDE a3 55 
FLEUVE ST-LAURENT 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 6 651 
BEAUMONT 40 34 39 
LATITUDE 45 32 
LONGITUDE 72 49 
RIVIERE ST-MAURICE 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - By? 
BERSIMIS #1 266 262 264 
LATITUDE 47 18 
LONGITUDE 69 33 
RIVIERE BERSIMIS 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 342 
BERSIMIS #2 117 114 116 
LATITUDE 49 11 
LONGITUDE 69543 
RIVIERE BERSIMIS 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 413 
BRYSON 19 15 18 
LATITUDE 45 40 
LONGITUDE 76 38 
RIVIERE OUTAOUAIS 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 449 


= sie 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM 
ANNEE ET TURBINE T/MN 
FABRICANTS 

1932 DEW RF 75 
1932 DEW RF 75 
Way DEW RF iL 
1932 DEW RF 75 
1934 DEW RF 75 
1935 DEW RF 15) 
1935 DEW RF U5) 
1939 DEW RF 75 
1941 DEW RF US) 
949414 DEW RF 75 
1941 DEW RF Us) 
1948 DEW RF US) 
1950 DEW . RF 75 
1950 CAC RF 75 
1951 DEW RF 75 
1951 CAC RF 75 
1951 DEW RF 75 
1951 CAC RF 75 
1952 DEW RF U2) 
1952 CAC RF 75 
1952 DEW RF 75 
1953 CAC RF 75 
1953 DEW RF 75 
1953 CAC RF 7/3) 
1959 EE RPF 95 
1959 EE RPF 95) 
1959 EE RPF 95 
1959 EE RPF 95 
1959 EE RPF 95 
1960 EE RPF 95 
1960 EE RPF 95 
1960 EE RPF 95 
1961 EE RPF 95 
1961 EE RPF 95 
1981 DEW RF 75 
1982 DEW RF 75 
1958 CAC RF 120 
1958 CAC RF 120 
1958 CAC RF 120 
1958 CAC RF 120 
1959 CAC RF 120 
1959 CAC RF 120 
1956 EE RF 277 
1956 EE RF 277 
1957 NEYC RF 277 
1957 EE RF 277 
1957 EE RF 277 
1958 NEYC RF 277 
1958 NEYC RF 277 
1959 NEYC RF 277 
1959 DEW RF 164 
1959 DEW RF 164 
1959 DEW RF 164 
1960 DEW RF 164 
1960 DEW RF 164 
1925 AEI RF 120 
1929 MST RF 120 
1981 DEW RPF 120 


HEAD 


CHUTE 


18 
18 


CAPACITY 


CAPACITE 


19 


538 
538 
538 
538 
538 
538 
538 
538 
538 
538 
538 
538 
030 
776 
030 
776 
030 
776 
030 
776 
030 
7716 
030 
7716 
980 
980 
980 
980 
980 
980 
980 
980 
980 
980 
341 
341 


030 
030 
030 
030 
030 
030 


296 
296 
296 
296 
296 
296 
296 
296 


280 
280 
280 
280 
280 


172 
172 
588 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1932 CGE 13200 37 300 
1932 CGE 13200 37 300 
1932 CGE 13800 40 000 
1932 CGE 13800 40 000 
1934 OERL 13800 40 000 
1935 CGE 13800 40 000 
1935 CGE 13800 40 000 
1939 CGE 13200 37 300 
1941 CGE 13800 40 000 
1941 CGE 13200 37 300 
1941 CGE 13200 37 300 
1948 CGE 13200 37 300 
1950 CWES 13800 40 000 
1950 CGE 13800 41 120 
1951 CWES 13800 40 000 
ih }om| CGE 13800 41 120 
(954 CWES 13800 40 000 
4951 CGE 13800 41 120 
1952 CWES 13800 40 000 
1952 CGE 13800 40 000 
1952 CGE 13800 40 000 
A953 CGE 13800 40 000 
1953 CGE 13800 40 000 
1953 CWES 13800 40 000 
1959 CWES 13800 55 250 
1959 CWES 13800 55 250 
1959 CWES 13800 55250 
1959 CWES 13800 55 250 
1959 CWES 13800 55 250 
1960 CWES 13800 55 250 
1960 CWES 13800 55 250 
4960 CWES 13800 55 250 
1961 CWES 13800 55"250 
1961 CWES 13800 55 250 
1981 GE 13800 46 750 
1982 GE 13800 46 750 
15939160 
1958 CGE 13800 40 500 
1958 CGE 13800 40 500 
1958 CGE 13800 40 500 
1958 CGE 13800 40 500 
1959 CGE 13800 40 500 
1959 CGE 13800 4Q 500 
243 000 
1956 MVIC 13800 114 000 
1956 MVIC 13800 114 000 
1957 CGE 13800 114 000 
1957 MVIC 13800 114 000 
1957 MVIC 13800 114 000 
1958 CGE 13800 114 000 
1958 CGE 13800 114 000 
1959 CGE 13800 114 000 
912 000 
1959 CGE 13800 131 000 
1959 CGE 13800 131 000 
1959 CGE 13800 131 000 
1960 CGE 13800 131 000 
1960 CGE 13800 131 000 
655 000 
1925 CWES 6600 18 000 
1929 CWES 6600 8 000 
1984 GE 6600 25 000 


HYDRO 
OPERATING HEADS 
HAUTEUR DE CHUTE 
MAXIMUM MINIMUM NORMAL 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE 
ee ccc cree eM eccc ccc ccccce 
CARILLON 22 16 19 
LATITUDE 45 34 
LONGITUDE 74 23 
RIVIERE OUTAOUAIS 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - P23 fe} 
CHELSEA 30 28 30 
LATITUDE 45 31 
LONGITUDE 75 47 
RIVIERE GATINEAU 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 446 
CHUTE BELL 16 12 16 
LATITUDE 45 46 
LONGITUDE 74 41 
RIVIERE ROUGE 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 103 
CHUTE BURROUGHS 55 52 55 
LATITUDE 45 09 
LONGITUDE 72 01 
RIVIERE NIGER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 22 
CHUTE GARNEAU 10 9 10 
LATITUDE 48 23 
LONGITUDE Tal WA 
RIVIERE CHICOUTIMNI 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 39 
CHUTE HEMMINGS 20 14 16 
LATITUDE 45 52 
LONGITUDE TE PY 
RIVIERE ST-FRANCOIS 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN —- 201 
CORBEAU 3 5 
LATITUDE 46 19 
LONGITUDE NS DT 
RIVIERE GATINEAU 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 301 
DRUMMONDVILLE 10 1 9 
LATITUDE 45 53 
LONGITUDE i229 
RIVIERE ST-FRANCOIS 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN —- 204 


= 32 = 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM 
ANNEE ET TURBINE T/MN 
FABRICANTS 

1962 DEW RPK 97 
1962 DEW RPK 97 
1962 DEW RPK 97 
1962 DEW RPK 97 
1963 DEW RPK 97 
1963 DEW RPK S77, 
1963 DEW RPK 97 
1963 DEW RPK 97 
1963 DEW RPK ST 
1963 DEW RPK 97 
1964 DEW RPK 97 
1964 DEW RPK 97 
1964 DEW RPK 97 
1964 DEW RPK 7 
1927 DEW RF 100 
19Zy DEW RF 100 
1927 DEW BF 100 
1929 DEW RF 100 
1939 DEW RF 100 
1915 AC RF 277 
1915 AC RF 277 
1920 AC RF 277 
1929 MST RF 600 
1925 WYSS RPF 180 
1925 DEW RF 150 
1925 DEW RF 150 
1925 DEW RF 150 
1925 DEW RP 150 
1925 DEW RF 150 
1925 DEW RF 150 
1926 MVIC RPF 150 
1926 MVIC RPF 150 
1910 BO VG RF 100 
1910 BO VG EF 100 
1925 DEW RPF 138 
1925 DEW RPF 138 


HEAD 


CHUTE 


16 


16 


55 


10 


15 


[o oe ole elmo o} 


CAPACITY 


CAPACITE 


- 


Ferree 


£fFnn 


760 
760 
760 
760 
760 
760 
760 
760 
760 
760 
760 
760 
760 
760 


364 
364 
364 
364 
364 


790 
790 
790 


492 


574 


178 
178 
178 
178 
178 
178 


932 
932 


387 
387 
476 
476 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1962 CGE 13800 46 750 
1962 CGE 13800 46 750 
1962 CGE 13800 46 750 
1962 CGE 13800 46 750 
1963 CGE 13800 46 750 
1963 CGE 13800 46 750 
1963 CGE 13800 46 750 
1963 CGE 13800 46 750 
1963 CGE 13800 46 750 
1963 CGE 13800 46 750 
1964 CGE 13800 46 750 
1964 CGE 13800 46 750 
1964 CGE 13800 46 750 
1964 CGE 13800 46 750 
654 500 
1927 CWES 6600 28 800 
1927 CWES 6600 28 800 
1927 CWES 6600 28 800 
1929 CWES 6600 28 800 
A939 CWES 6600 28 800 
144 000 
1915 CGE 2300 1 600 
1915 CGE 2300 1 600 
1920 CGE 2300 1 600 
4 800 
1929 CGE 4000 1 600 
1 600 
1925 CWES 12500 2 240 
2 240 
1925 CGE 6000 4 800 
1925 CGE 6000 4 800 
1925 CGE 6600 4 800 
1925 CGE 6600 4 800 
1925 CGE 6600 4 800 
R225) CGE 6600 4 800 
28 800 
1926 EM 2400 1 000 
1926 EM 2400 1 000 
2 000 
1910 CWES 4000 2 500 
1910 CWES 4000 2 500 
1925 CWES 4000 4 800 
1925 CWES 4000 4 800 


14 600 


HYDRO 
OPERATING HEADS 
HAUTEUR DE CHUTE 
MAXIMUM MINIMUM NORMAL 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE 
ee cece ccc ce Me cen cece cc cce 
GRAND-MERE 2D 20 24 
LATITUDE 45 37 


LONGITUDE 72 41 
RIVIERE ST-MAURICE 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 823 
HULL #2 12 8 10 
LATITUDE 45 43 

LONGITUDE Wore 

RIVIERE OUTAOUAIS 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 259 
LG 2 143 139 141 
LATITUDE 53 47 

LONGITUDE 77 28 

LA GRANDE RIVIERE 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 1 683 
LG 3 

LATITUDE 53 44 

LONGITUDE 7559 


RIVIERE LA GRANDE 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


LA GABELLE 19 14 17 
LATITUDE 46 27 

LONGITUDE 72 44 

RIVIERE ST-MAURICE 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN ~ 875 
LA TUQUE 35 32 34 
LATITUDE 47 27 

LONGITUDE 72 48 

RIVIERE ST-MAURICE 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 619 


- 33- 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM 
ANNEE ET TURBINE T/MN 
FABRICANTS 

1915 IPM RF 120 
1915 IPM RF 120 
1915 IPM RF 120 
1916 IPM RF 120 
1916 IPM RF 120 
1916 IPM RF 120 
1921 IPM RF 120 
1922 IPM RF 120 
1930 DEW RF 112 
1920 BO VG RF 120 
1920 JNV RF 120 
1923 OMY RF 120 
1969 AC RPK 100 
1979 DEW RF 133 
1979 MIL RF 133 
1979 DEW RF 133 
1979 MIL RF 133 
1980 DEW RF 133 
1980 MIL RF 133 
1980 DEW RF 133 
1980 MIL RF 133 
1980 DEW RF 133 
1980 MIL RP 133 
1980 DEW RF 133 
1981 MIL RF 133 
1981 DEW RF 133 
1981 MIL RF 133 
1981 DEW RF 133 
1981 MIL RF 133 
1982 DEW RF 112 
1982 DEW RF 112 
1982 DEW RF 112 
1970 DEW EPF 120 
1971 DEW RPF 120 
1972 DEW RPP 120 
Gis DEW RPF 120 
1975 DEW RPF 120 
1940 DEW RF 112 
1940 DEW RF 112 
1940 DEW RF 112 
1940 DEW RF 112 
1943 DEW RF 112 
1955 DEW RF 112 


HEAD 


- 


CHUTE 


24 
24 
24 
24 
24 
24 
26 
26 
24 


10 
10 
10 
ia 


137 
137 
137 
137 
137 
137 
137 
137 
137 
137 
137 
137 
137 
137 
137 
137 


79 
ie 
79 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
18 


195 
195 


27 
28 
27 
27 
27 


33 
33 
33 
33 
33 
36 


412 
412 
412 
412 
412 
412 
412 
412 
PAL eh 


595 
595 
595 
4uy 


700 
700 
700 
700 
700 
700 
700 
700 
700 
700 
700 
700 
700 
700 
700 
700 


004 
004 
004 


975 
348 
975 
975 
378 


197 
197 
197 
197 
197 
554 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1915 CWES 6600 150725 
19175 CWES 6600 18 000 
19:15 CWES 6600 5ea2S 
1916 CWES 6600 59725 
1916 CWES 6600 159725. 
1916 CWES 6600 "5 725 
1921 CWES 6600 iD) 25 
1922 CWES 6600 15 725 
1930 CWES 6600 20 000 
148 075 
1920 MAW 2300 5 760 
1920 MAW 2300 5 760 
1923 MAW 2300 5 760 
1969 CGE 6900 10 000 
27 280 


1979 CGE 13800 333 000 


1979 ASM 13800 333 000 
1979 CGE 13800 333 000 
1979 ASM 13800 333 000 
1980 CGE 13800 333 000 


1980 ASM 13800 333 000 
1980 CGE 13800 333 000 
1980 ASM 13800 333 000 


1980 CGE 13800 333 000 
1980 ASM 13800 333 000 
1980 CGE 13800 333 000 
1981 ASM 13800 333 000 
1981 CGE 13800 333 000 


1981 ASM 13800 333 000 
1981 CGE 13800 333 000 
1981 ASM 13800 333 000 


5 328 000 
1982 MIL 13800 192 000 


1982 MIL 13800 192 000 
1982 MIL 13800 192 000 


576 000 
1970 CWES 6600 27 360 
1971 CWES 6600 Ch UPS 
1972 CWES 6600 27 360 


1973 CWES 6600 27 360 
1975 CWES 6600 26 775 


136 580 
1940 CGE 11000 36 000 
1940 CGE 11000 36 000 
1940 CGE 11000 36 000 
1940 CGE 11000 36 000 
1943 CGE 11000 36 000 
1955 CGE 11000 36 000 


216 000 


HYDRO 
OPERATING HEADS 
HAUTEUB DE CHUTE 
MAXIMUM MINIMUM NORMAL 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE 
cece ccc cc ce Mec es ccc cccces 
LES CEDRES 14 10 q2 
LATITUDE 45 18 
LONGITUDE 74 02 
FLEUVE ST-LAURENT 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN —- 935 
MAGPIE S) 6 8 
LATITUDE 50 19 
LONGITUDE 64 27 
RIVIERE MAGPIE 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 186 
MANIC #1 38 35 37 
LATITUDE 49 11 
LONGITUDE 68 20 
RIVIERE MANICOUAGAN 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 180 
MANIC #2 US) 69 71 
LATITUDE 49 20 
LONGITUDE 68 26 
RIVIERE MANICOUAGAN 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN —- 1 341 
MANIC #3 97 92 95 
LATITUDE 49 44 
LONGITUDE 68 36 
RIVIERE MANICOUAGAN 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 996 
MANIC #5 155 149 151 
LATITUDE 50 39 
LONGITUDE 68 44 
RIVIERE MANICOUAGAN 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 853 
MITIS #1 39 37 37 
LATITUDE 48 36 
LONGITUDE 68 08 


RIVIERE MITIS 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 48 


=e 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM 

ANNEE ET TURBINE T/MN 
PABRICANTS 

1914 IPM RF 56 
1914 IPM RF 56 
1914 IPM RF 56 
1914 IPM RF 56 
1914 WOM RF 54 
1914 WSM RF 54 
1914 WSM RF 54 
1914 IPM RF 56 
1914 IPM RF 56 
1916 IPM RF 56 
1918 IPM RF 56 
1918 IPM RF 56 
1922 DEW BF 56 
1922 DEW RF 56 
1923 DEW RF 56 
ng24 DEW RF 56 
1924 DEW RF 56 
4924 DEW RF 56 
1961 LEFF RF 144 
1961 LEFF RF 144 
1966 CAC RF 100 
1966 CAC RF 100 
1967 CAC RF 100 
1965 DEW RF 120 
1965 DEW RF 120 
1965 DEW RF 120 
1965 DEW RF 120 
1965 DEW RF 120 
1966 DEW RF 120 
1966 DEW RF 120 
1967 DEW RF 120 
1975 DEW RF 129 
1976 DEW RF 129 
1976 DEW RF 129 
1976 DEW RF 4129 
1976 DEW RF 129 
1976 DEW RF 129 
1970 MIL RF 180 
1970 MIL RP 180 
1970 MIL RF 180 
1970 MIL RF 180 
1970 MIL RF 180 
1971 MIL RF 180 
1971 MIL RF 180 
1971 MIL RF 180 
1922 MSI RF 400 
1929 MSI RF 327 


HEAD 


CHUTE 


37 
37 
37 


CAPACITY 


CAPACITE 


A 
= 


WOWWWWWOWUOWOWOUWWOWWWWOWW) 


437 
437 
437 
437 
437 
437 
437 
437 
437 
437 
437 
437 
437 
437 
437 
437 
437 
437 


119 
119 


680 
680 
680 


820 
820 
820 
820 
820 
820 
820 
820 


928 
928 
928 
928 
928 
928 


866 
866 
866 
866 
866 
866 
866 
866 


760 
401 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1914 CGE 6600 9 000 
1914 CGE 6600 9 000 
1914 CGE 6600 9 000 
1914 CGE 6600 9 000 
1914 CGE 6600 9 000 
1914 CGE 6600 9 000 
1994 CGE 6600 9 000 
1914 CGE 6600 9 000 
1914 CGE 6600 9 000 
1916 CGE 6600 9 000 
1918 CGE 6600 9 000 
1918 CGE 6600 9 000 
1922 CGE 6600 9 000 
1922 CGE 6600 9 000 
1923 CGE 6600 9 000 
1924 CGE 6600 9 000 
1924 CGE 6600 9 000 
1924 CGE 6600 9 000 
162 000 
1961 CGE 600 900 
1961 CGE 600 900 
1 800 
1966 NEYC 13800 61 470 
1966 NEYC 13800 61 470 
1967 NEYC 13800 61 470 
184 410 
1965 CGE 13800 126 900 
1965 CGE 13800 126 900 
1965 CGE 13800 126 900 
1965 CGE 13800 126 900 
1965 CGE 13800 126 900 
1966 CGE 13800 126 900 
1966 CGE 13800 126 900 
1967 CGE 13800 126 900 
1 015 200 
1975 MIL 13800 197 200 
1976 MIL 13800 197 200 
1976 MIL 13800 197 200 
1976 MIL 13800 197 200 
1976 MIL 13800 197 200 
1976 MIL 13800 197 200 
1 183 200 
1970 MIL 13800 161 500 
1970 MIL 13800 161 500 
1970 AIL 13800 161 500 
1970 MIL 13800 161 500 
1970 MIL 13800 161 500 
1971 MIL 13800 161 500 
1971 MIL 13800 161 500 
1971 MIL 13800 161 500 
1 292 000 
1922 CWES 4000 2 400 
1929 CWES 4160 4 000 
6 400 


HYDRO 

MITIS #2 

LATITUDE 48 37 
LONGITUDE 68 09 


RIVIERE MITIS 


AVERAGE ANNUAL FLOW- 


OUTARDES # 2 


LATITUDE 49 08 
LONGITUDE 68 23 
RIVIERE OUTARDES 


AVERAGE ANNUAL FLOW- 


OUTARDES #3 


49 33 
68 44 


LATITUDE 
LONGITUDE 


RIVIERE-AUX-OUTARDES 
AVERAGE ANNUAL FLOW- 


OUTARDES #4 


49 42 
68 56 


LATITUDE 
LONGITUDE 


RIVIERE-AUX-OUTARDES 
AVERAGE ANNUAL FLOW- 


PAUGAN 
LATITUDE 45 49 
LONGITUDE 75 56 


RIVIERE GATINEAU 


AVERAGE ANNUAL FLOW- 


PONT ARNAULT 


LATITUDE 71 «08 
LONGITUDE 48 25 
RIVIERE CHICOUTIMI 


AVERAGE ANNUAL FLOW- 


PREMIERE CHUTE 


LATITUDE 47 36 
LONGITUDE US) 7 
RIVIERE OUTAOUAIS 


AVERAGE ANNUAL FLOW- 


RAPIDE #2 
LATITUDE 48 56 
LONGITUDE 78 35 


RIVIERE OUTAOUAIS 


AVERAGE ANNUAL FLOW- 


RAPIDE #7 
LATITUDE 47 46 
LONGITUDE 78 19 


RIVIERE OUTAOUAIS 


AVERAGE ANNUAL FLOW- 


OPERATING HEADS 


HAUTEUR DE CHUTE 


NORMAL 


NORMALE 


MAXIMUM MINIMUM 

MAXIMUM MINIMUM 

cece cece cee Mecce crc cccces 
24 22 


DEBIT ANNUEL MOYEN 


84 80 


DEBIT ANNUEL MOYEN 


146 142 


DEBIT ANNUEL MOYEN 


125 


DEBIT ANNUEL MOYEN 


42 38 


DEBIT ANNUEL MOYEN 


18 a7 


DEBIT ANNUEL MOYEN 


24 21 


DEBIT ANNUEL MOYEN 


21 19 


DEBIT ANNUEL MOYEN 


21 19 


DEBIT ANNUEL MOYEN 


23 


32 


84 


438 


144 


409 


123 


388 


41 


44S 


a7, 


39 


22 


417 


20 


250 


20 


245 
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MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM 
ANNEE ET TURBINE T/MN 
FABRICANTS 

1947 MST RF 200 
1978 MIL RF 129 
1978 MIL RF 129 
1978 MIL RF 129 
1969 DEW RF 164 
1969 DEW RF 164 
1969 DEW RF 164 
1969 DEW RF 164 
1969 NEYC RF 164 
1969 NEYC RF 164 
1969 NEYC RF 164 
1969 NEYC RF 164 
1928 DEW RF 128 
1928 DEW RF 128 
1928 DEW RF 128 
1928 DEW RF 128 
1928 DEW RF 128 
1928 DEW RF 128 
1931 DEW RF 128 
1956 DEW RF 128 
JOYA SMS RF 20, 
1917 SMS BF 277 
Ue SMS RF 277 
1968 DEW RF 90 
1969 DEW RF 90 
1969 DEW RF 90 
19775; DEW RF 90 
1954 DEW RF 120 
1954 DEW RF 120 
1956 DEW RF 120 
1964 DEW RF 120 
1941 DEW RF 112 
1941 DEW RF 112 
1941 DEW RF 112 
1949 DEW RF 112 


HEAD 


CHUTE 


xe) 


82 


82 


144 
144 


121 
121 


22 
22 
22 
22 


20 
20 
20 
20 


21 
21 
21 
21 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


4 


154 
154 
154 


192 


476 


422 


422 


468 
468 
468 
468 


136 
136 
136 
136 


364 
364 
364 
364 
364 
364 
364 
062 


865 
865 
865 


630 
630 
630 
630 


936 
936 
936 
936 


936 
936 
936 
936 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1947 CWES 4160 4 250 
4 250 
1978 MIL 13800 151 300 
1978 MIL 13800 151 300 
1978 MIL 13800 151 300 
453 900 
1969 CGE 13800 189 050 
1969 CGE 13800 189 050 
1969 CGE 13800 189 050 
1969 CGE 13800 189 050 
756 200 
1969 CGE 13800 158 000 
1969 CGE 13800 158 000 
1969 CGE 13800 158 000 
1969 CGE 13800 158 000 
632 000 
1928 CWES 6600 24 225 
1928 CWES 6600 24 225 
1928 CWES 6600 24 225 
1928 CWES 6600 24 225 
1928 CWES 6600 24 225 
1928 CWES 6600 24 225 
19314 CWES 6600 24 225 
1956 CGE 6600 32 400 
201 975 
1912 CWES 2200 7 700 
1917 CWES 2200 1 875 
HOG, CWES 2200 1 875 
5 450 
1968 CWES 13800 31 050 
1969 CWES 13800 31 050 
1969 CWES 13800 3% 050 
1975 CWES 13800 3% 050 
124 200 
1954 CWES 6900 12 000 
1954 CWES 6900 12 000 
1956 CGE 6900 12 000 
1964 CGE 6900 12 000 
48 000 
1941 CWES 13800 14 250 
1941 CWES 13800 14 250 
194i CWES 13800 14 250 
1949 CWES 13800 14 250 
57 000 


HEADS 


HAUTEUR DE CHUTE 


MINIMUM 


MI NI MUM 


NORMAL 


NORMALE 


cece cc ccc ce Mecesccccccccs 


HYDRO 
OPERATING 
MAXIMUM 
MAXIMUM 
RAPIDE BLANC 34 
LATITUDE 47 48 
LONGITUDE iz 59 


RIVIERE ST-MAURICE 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


RAPIDE DES ILES 29 
LATITUDE 47 35 
LONGITUDE 78 21 


RIVIERE OUTAOUAIS 
AVERAGE ANNUAL FLOW~DEBIT ANNUEL 


RAPIDE FARMERS 21 
LATITUDE 45 30 
LONGITUDE a5 87 


RIVIERE GATINEAU 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


RA PI DE-DES-QUINZE 27 
LATITUDE 47 35 
LONGITUDE 79: 18 


RIVIERE OUTAOUAIS 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


RAWDON 16 
LATITUDE 46 03 
LONGITUDE 73 44 


RIVIERE OUAREAU 
AVERAGE ANNUAL PLOW-DEBIT ANNUEL 


RIVIERE DES PRAIRIES 8 
LATITUDE 4535 
LONGITUDE 3839 


RIVIERE DES PRAIRIES 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


SEPT CHUTES 125 
LATITUDE 47 07 
LONGITUDE 70 50 


RIV STE-ANNE DU N. 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


SHAWINIGAN #2 45 
LATITUDE 46 32 
LONGITUDE 72 46 


RIVIERE ST-MAURICE 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


SHAWINIGAN #3 45 
LATITUDE 46 32 
LONGITUDE 72 46 


RIVIERE ST-MAURICE 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


26 


MOYEN - 


18 


MOYEN - 


18 


MOYEN - 


25 


MOYEN - 


13 


MOYEN - 


123 


MOYEN - 


41 


MOYEN - 


41 


MOYEN - 


33 


437 


27 


418 


20 


445 


26 


372 


16 


14 


1 236 


123 


34 


44 


569 


4y 


287 


Sac s 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 
MANUFACTURER 
ANNEE ET 
FABRICANTS 
1934 EPs 
1934 IPM 
1934 IPM 
1934 IPM 
1943 IPM 
1955 DEW 
1966 DEW 
1967 DEW 
1967 DEW 
1973 DEW 
1927 DEW 
1927 DEW 
1927 DEW 
1929 DEW 
1947 DEW 
1923 DEW 
1923 DEW 
1928 DEW 
1928 DEW 
1951 CAC 
1955 CAC 
1928 DEW 
1929 DEW 
1929 DEW 
1929 CAC 
1929 CAC 
1930 DEW 
1930 CAC 
1916 AC 
1916 AC 
1916 AC 
1916 AC 
1911 IPM 
1911 IPM 
1913 IPM 
1914 IPM 
1914 IPM 
1922 IPM 
1928 IPM 
1929 IPM 
1948 DEW 
1949 DEW 
1949 DEW 


RUNNER 


TURBINE 


RPF 


RF 


RF 


RPM 


T/4N 


109 
109 
109 
109 
109 
109 


95 
95 
95 
95 


90 
90 
90 
90 
90 


187 
187 
167 
167 
107 
106 


300 


86 
86 
86 
86 
86 
86 


630 
630 
630 
630 


225 
225 
225 
225 
225 
138 
138 
138 


120 
120 
120 


HEAD 


CHUTE 


26 
26 


14 


fooloodicoMoomoodoe) 


125 
125 


44 


44 


CAPACITY 


CAPACITE 


37 
37 


aAannanrvan 


hb 


OnNODOADA 


eeeoe 


48 
48 


840 
840 
840 
840 
840 
197 


300 
300 
300 
300 


904 
904 
904 
904 
904 


460 
460 
460 
460 
737 
737 


716 


565 
565 
952 
952 
565 
952 


476 
476 
476 
476 


801 
801 
801 
801 
801 
078 
078 
078 


490 
490 
490 


MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER 
ANNEE ET 
PABRICANTS 
1934 CWES 
1934 CWES 
1934 CWES 
1934 CWES 
1943 CWES 
1955 ASEA 
1966 CWES 
1967 CWES 
1967 CWES 
iUse/s! CWES 
1927 CGE 
1927 CGE 
1927 CGE 
1929 CGE 
1947 CGE 
1923 ASEA 
1923 ASEA 
1928 ASEA 
1928 ASEA 
1951 CGE 
1955 CGE 
1928 ASEA 
1929 CGE 
1929 CGE 
1929 CGE 
1929 CGE 
1930 CGE 
1930 CGE 
1916 CGE 
1916 CGE 
1916 CGE 
1916 CGE 
1911 CWES 
1911 CWES 
1913 CWES 
1914 CWES 
1914 CWES 
1922 CGE 
1928 CGE 
1929 CGE 
1948 CGE 
1949 CGE 
1949 CGE 


VOLTS 


VOLTS 


11000 
11000 
11000 
11000 
11000 
11000 


13800 
13800 
13800 
13800 


6600 
6600 
6600 
6600 
6600 


11000 
11000 
11000 
11000 
11000 
13200 


6600 


12000 
12000 
12000 
12000 
12000 
12000 


6600 
6600 
6600 
6600 


6600 
6600 
6600 
6600 
6600 
11000 
11000 
11000 


13800 
13800 
13800 


HYDRO 


CAPACITY 


CAPACITE 


183 


146 


snNNAYNS 


45 


fee 


18 


14 
14 
15 
15 
15 
30 
30 
30 


163 
50 
50 
50 


150 


600 
600 
600 
600 
600 
600 


600 


630 
630 
630 
630 


520 


125 
000 
000 
000 
125 


250 


000 
000 
800 
800 
000 
000 


600 


720 


720 


500 
500 
500 
500 
500 
500 


000 


680 
680 
680 
680 


720 


000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 


000 
000 
000 
000 


000 


HAUTEUR DE CHUTE 


HEADS 


MINIMUM 


MINIMUM 


NORMAL 


NORMALE 


cece ccc c eee Mew ce cece cece 


HYDRO 
OPERATING 
MAXIMUM 
MAXIMUM 
SHERBROOKE 17 
LATITUDE 45 24 


LONGITUDE 72 S54 
RIVIERE MAGOG 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 
ST ALBAN 22 
LATITUDE 46 42 

LONGITUDE 72 05 


RIVIERE STE-ANNE 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 
ST NARCISSE 49 
LATITUDE 46 33 

LONGITUDE YA PS 


RIVIERE BATISCAN 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 
ST RAPHAEL 73 
LATITUDE 46 48 

LONGITUDE 70 45 


RIVIERE DU SUD 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 
TRENCHE 49 
LATITUDE 45 45 

LONGITUDE 712 52 


RIVIERE ST-MAURICE 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


HYDRO-SHERBROOKE 
DRUMMOND 4 
LATITUDE 45 24 


LONGITUDE Tliss) 
RIVIERE MAGOG 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 
EUSTIS 14 
LATITUDE 45 18 

LONGITUDE va 53 


RIVIERE COATICOOK 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 
FRONTENAC 13 
LATITUDE 45 24 


LONGITUDE 71 «+54 
RIVIERE MAGOG 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 
PATON u 
LATITUDE 45 24 

LONGITUDE 71 «54 


RIVIERE MAGOG 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 
ROCK FOREST 10 
LATITUDE 45 20 


LONGITUDE 72 00 
RIVIERE MAGOG 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


13 


MOYEN 


19 


MOYEN 


46 


MOYEN 


67 


MOYEN 


45 


MOYEN 


MOYEN 


a2 


MOYEN 


12 


MOYEN 


MOYEN 


MOYEN 


15 


24 


21 


148 


48 


68 


18 


48 


515 


18 


13 


12 


18 


18 


10 


18 


acy) 


MAIN TUBBINES 


TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM 

ANNEE ET TURBINE T/MN 
FABRICANTS 

1910 JM RF 360 
1910 3M RF 360 
1910 3M RF 360 
1927 MVIC RPF 360 
1926 DEW RF 187 
1926 DEW RF 187 
1921 BOVG RF 600 
1921 BOVG &F 600 
1921 BOVG RF 600 
1950 DEW RF 129 
1950 DEW RF 129 
1951 DEW RF 129 
1951 DEW RF 129 
1951 DEW RF 129 
1982 DEW RF 129 
1928 DEW RPF 120 
1928 MST RPF 105 
1930 SMS RF 450 
1917 BOVG RF 300 
1917 BOVG  kF 300 
1926 DEW RPF 180 
1926 DEW RPF 180 
1911 SMS RF 180 
1911 SMS RF 180 


HEAD 


CHUTE 


17 
17 
u2/ 


20 


45 
45 


71 
71 
71 


12 


12 
12 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


48 
48 
48 
48 
48 
51 


994 
994 
994 


984 


281 
281 


119 
119 
119 


490 
490 
490 
490 
490 
399 


746 
298 


354 


082 
082 


821 
821 


119 
119 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1910 GE 2300 752 
1910 GE 2300 752 
1910 GE 2300 752 
2 256 
1927 CGE 2000 3 000 
3 000 
1926 CWES 6600 7 500 
1926 CWES 6600 7 500 
15 000 
1921 CWES 2300 850 
1921 CWES 2300 850 
1921 CWES 2300 850 
2 550 


1950 CGE 13800 47 700 


1950 CGE 13800 47 700 
1951 CGE 13800 47 700 
1951 CGE 13800 47 700 
1951 CGE 13800 47 700 
1982 CGE 13800 50 000 
288 500 

18 084 736 

1928 CGE 2300 580 
1928 CGE 2300 300 
880 

1930 CGE 2300 240 
240 

1917 CGE 2400 800 
1917 CGE 2400 800 
1 600 

1959 CGE 2400 720 
1960 CGE 2400 720 
1 440 

oat CWES 6600 940 
1911 CWES 6600 940 
1 880 


LATITUDE 48 40 
LONGITUDE TAVA 
RIVIERE SHIPSHAW 


HYDRO 
OPERATING HEADS 
HAUTEUR DE CHUTE 
MAXIMUM MINIMUM NORMAL 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE 
ce cece cece Meee e cece eeece 
WEEDON 10 9 9 
LATITUDE 45 40 
LONGITUDE 71 28 
RIVIERE ST-FRANCOIS 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 28 
WESTBURY 10 9 10 
LATITUDE 45 31 
LONGITUDE TAS 37. 
RIVIERE ST~FRANCOIS 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 41 
IRON ORE CO OF CANADA 
STE MARGUERITE 38 27 30 
LATITUDE 50 13 
LONGITUDE 66 40 
RIV. STE MARGUERITE 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 50 
JONQUIERE VILLE DE 
JONQUIERE #1 14 14 
LATITUDE 48 25 
LONGITUDE wis 
RIVIERE AUX SABLES 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 23 
LA CIE HYDROELECT MANICOUAGAN 
MCCORMICK DAM 37 37 27/ 
LATITUDE 49 12 
LONGITUDE 68 20 
RIVIERE MANICOUAGAN 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 680 
LA CIE PRICE LTEE 
ADAM CUNNINGHAM 14 13 14 
LATITUDE 48 4O 
LONGITUDE mn 
LAC BROCHET 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 51 
CHICOUTIMI 22 20 21 
LATITUDE 48 25 
LONGITUDE 71 «03 
RIVIERE CHICOUTIMI 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 45 
CHUTE AUX GALETS Shi 30 Sit) 


AVERAGE ANNUAL FPLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 51 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM 

ANNEE ET TURBINE T/MN 
FABRICANTS 

1920 BO VG RF PAR) 
1920 BO VG RF 225 
1926 BO VG BF 225 
1928 DEW RPF 150 
1928 DEW RPF 150 
1954 CAC RF 200 
1954 CAC RF 200 
1924 WH RP 300 
1948 SMS RPK 257 
1951 SMS RF 112 
1952 SMS RF 112 
1957 AC RF 112 
1958 AC RF 112 
1958 AC RF 112 
1965 AC RF 100 
1965 AC RF 100 
1953 CAC RP 180 
1923 DEW RF 129 
1920 SHS RP 189 
1921 SMS RF 189 


HEAD 


CHUTE 


www 


30 
30 


13 
14 


38 
38 
38 
38 
38 
37 
37 


14 


22 


31 
31 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


1 268 
‘4 268 
( 268 


2 163 
2 163 


Segoe 
8 952 


1 343 
3 006 


41 925 
41 925 
44 760 
44 760 
44 760 
59 680 
59 680 


7 087 


8 206 


6 580 
6 580 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1920 CWES 2200 1 040 
1920 CWES 2200 1 040 
1926 CGE 2400 1 040 
35120 
1928 CGE 2300 2 000 
1928 CGE 2300 2 000 
4 000 
13 160 
1954 CGE 13800 8 800 
1954 CGE 13800 8 800 
17 600 
17 600 
1924 CGE 2300 1 280 
1948 CGE 2300 2 812 
4 092 
4 092 
1951 GE 13800 35 625 
1952 GE 13800 35° 625 
1957 GE 13800 40 000 
1958 GE 13800 40 000 
1958 GE 13800 40 000 
1965 GE 13800 56 250 
1965 GE 13800 56 250 
303 750 
303 750 
1953 CGE 6900 6 375 
69375 
1923 CWES 6600 9 900 
9 900 
1921 CGE 6600 6 800 
1921 CGE 6600 6 800 
13 600 


HYDRO 
OPERATING HEADS 
HAUTEUR DE CHUTE 
MAXIMUM MINIMUM NORMAL 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE 
ee cece ccc e Me cee cece ccces 
JIM GRAY 103 99) 102 
LATITUDE 48 42 
LONGITUDE 71 «10 
LAC LAMOTHE 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 51 
JONQUIERE MILL 20 
LATITUDE 48 25 
LONGITUDE wy 1S 
RIVIERE AUX SABLES 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 23 
KENOGAMI 81 80 80 
LATITUDE 48 25 
LONGITUDE 71 45 
RIVIERE AUX SABLES 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 23 
MURDOCK WILLSON 82 78 81 
LATITUDE 48 27 
LONGITUDE 70 14 
RIVIERE SHIPSHAW 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 51 
MAC LAREN QUEBEC POWER CO 
HIGH FALLS 55) 53 54 
LATITUDE 45 47 
LONGITUDE (5338 
RIVIERE DU LIEVRE 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 119 
MASSON 59 Syt/ 58 
LATITUDE 45 34 
LONGITUDE 75 20 
RIVIERE DU LIEVRE 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 127 
MAGOG CITE DE 
MAGOG 7 
LATITUDE 45 16 
LONGITUDE 72 07 
LAC MEMPHREMAGOG 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 11 
OTTAWA VALLEY POWER CO 
CHATS FALLS 16 13 16 
LATITUDE 45 28 
LONGITUDE 76 15 
OTTAWA RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 866 


= 39 = 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM 
ANNEE ET TURBINE T/MN 
FABRICANTS 

1953 CAC RF 277 
1953 CAC RF 71/9) 
1916 SMS RF 240 
1916 SMS RF 240 
1912 ACB RF 600 
Ue ACB RF 600 
1957 JOHN RF 180 
1929 MSI RF 180 
1929 MST RF 180 
1929 MST RF 180 
1933 CAC RF 180 
1933 CAC RF 167 
1933 CAC RF 167 
1933 CAC RF 167 
1933 CAC RF 167 
1911 SGE EP 150 
1911 SGE IP 150 
1932 DEW RPF 120 
1932 DEW RPF 120 
1932 DEW RPF 120 
1932 DEW RPF 120 


HEAD 


CHUTE 


20 
20 


80 
80 


80 


55 
55 
55 
55 


56 
56 
56 
56 


16 
16 
16 
16 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


26 
26 


61 


22 
22 
22 
24 


25 
25 
723) 
25 


23 
23 
23 
23 


110 
110 


343 
212 


499 
499 


172 


380 
380 
380 
245 


364 
364 
364 
364 


623 
623 


872 
872 
872 
872 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
PABRICANTS 
KW 
1953 CWES 13800 25 500 
1953 CWES 13800 25 500 
51 000 
1926 CGE 6600 1 200 
1942 EE 6600 1 200 
2 400 
1912 CWES 6600 2 345 
1912 CWES 6600 2 345 
4 690 
1957 CWES 13800 51 000 
51 000 
138 965 
1929 CWES 13200 248250 
1929 CWES 13200 21 250 
1929 CWES 13200 21 250 
1933 CWES 13200 21 250 
85 000 
1933 CWES 13200 23 800 
1933 CWES 13200 23 800 
1933 CWES 13200 23 800 
1933 CWES 13200 23 800 
95 200 
180 200 
1911 SGE 2400 470 
1911 SGE 2400 470 
940 
940 
1932 CWES 13800 24 000 
1932 CWES 13800 24 000 
1932 CWES 13800 24 000 
1932 CWES 13800 24 000 


96 000 


96 000 


HYDRO 


OPERATING HEADS 


HAUTEUR DE CHUTE 


MAXIMUM MINIMUM NORMAL 


MAXIMUM MINIMUM NORMALE 


See: eee ee 


PAPIER JOURNAL DOMTAR LTEE 


BIRDS 


LATITUDE 46 44 
LONGITUDE 71 42 
RIV. JACQUES CARTIER 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN ~ Zo 


MAC DOUGALL 


LATITUDE 46 45 
LONGITUDE 71 ~«42 
RIV. JACQUES CARTIER 


18 17 17 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 23 


PEMBROKE ELECTRIC LIGHT CO LTD 


W R BEATTY 


LATITUDE 
LONGITUDE 
RIVIERE NOIRE 


45 55 
US es 


40 38 39 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 25 


PLACAGE DE BELLERIVE LTEE 


MONT LAURIER 


LATITUDE 46 34 
LONGITUDE 75) 3.0 
RIVIERE DU LIEVRE 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


REED POWER CORP 
FORESTVILLE 
LATITUDE 48 44 


LONGITUDE 69 O04 
RIV. SAULT AU COCHON 


20 18 19 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 6 


SOC D'ELECT ET DE CHIMIE ALCAN LTEE 


CHUTE A CARON 


LATITUDE 48 25 
LONGITUDE thule 5h) 
RIVIERE SAGUENAY 


50 48 49 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 91 


CHUTE A LA SAVANNE 


LATITUDE 48 49 
LONGITUDE 71 =«<47 
RIVIERE PERIBONKA 


38 31 35 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 524 


CHUTE DES PASSES 


LATITUDE 49 54 
LONGITUDE ge ui: 
RIVIERE PERIBONKA 


198 160 186 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN ~ 309 


= 6 = 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM 

ANNEE ET TURBINE T/MN 
FABRICANTS 

1937 DEW RP 180 
1925 SMS RF 240 
1927 SMS RF 240 
1917 BO VG RF 514 
1940 JL RF 514 
1944 SMS RF 514 
1950 JL RF 360 
1951 JL RF 360 
1937 LEIT RF 100 
19574 DB RF 180 
1951 DB RF 180 
1954 CBAR RF 514 
1931 SMS RF 120 
1931 SMS RF 120 
1932 sus RF 120 
1934 SMS RF 120 
1953 DEW RF 106 
1953 DEW RF 106 
1953 DEW RF 106 
1953 DEW RF 106 
1953 DEW RF 106 
1959 EE RF 200 
1959 EE RF 200 
1959 EE RF 200 
1960 EE RF 200 
1960 EE RF 200 


HEAD 


CHUTE 


17 
ie, 


39 
39 
39 
39 
39 


i i) 


20 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


1 678 


1 417 
1 417 


343 
678 
865 
238 
238 


NOH aaa 


485 
Pe) 
4119 


970 


55 950 
Bp) OS 
55 950 
55 950 


42 522 
42 522 
2m ae 
42 522 
42 522 


149 200 
149 200 
149 200 
149 200 
149 200 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
USS7 WEST 600 1 920 
niegiZ0 
1925 WEST 2200 1 200 
1927 WEST 2200 1 200 
2 400 
4 320 
1917 WEST 2500 1 250 
1940 WEST 2500 1530 
1944 WEST 2500 1 800 
1950 WEST 2500 2 250 
1951 WEST 2500 2 250 
9 080 
9 080 
1937 GE 2400 560 
1951 GE 2400 900 
1951 GE 2400 900 
2 360 
2 360 
1954 EE 2300 1 000 
1 000 
1 000 
1931 CWES 13200 45 000 
1934 CWES 13200 45 000 
1932 CWES 13200 45 000 
1932 CWES 13200 45 000 
180 000 
1953 CGE 13800 37 450 
1953 CGE 13800 37 450 
1953 CGE 13800 37 450 
1953) CGE 13800 37 450 
1953 CGE 13800 37 450 
187 250 
1959 CGE 14400 148 500 
A959 CGE 14400 148 500 
1959 CGE 14400 148 500 
1960 CGE 14400 148 500 
1960 CGE 14400 148 500 


742 500 


HYDRO 
OPERATING HEADS 
HAUTEUR DE CHUTE 
MAXIMUM MINIMUM NORMAL 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE 
ee cece ccc ce Mec es ccc ccc cce 
CHUTE DU DIABLE 34 27 32 
LATITUDE 48 47 
LONGITUDE 71 «42 
RIVIERE PERIBONKA 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 509 
ISLE MALIGNE 34 27 ae 
LATITUDE 48 35 
LONGITUDE 71 38 
LAC ST-JEAN 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 1 085 
SHIPSHAW 65 62 63 
LATITUDE 48 26 
LONGITUDE til a 
RIVIERE SAGUENAY 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN —- 1 167 
THE JAMES MAC LAREN CO LTD 
DUFFERIN FALLS 20 18 19 
LATITUDE 45 36 
LONGITUDE 75925 
RIVIERE DU LIEVRE 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 127 
ONTARIO 
ABITIBI-PRICE INC 
TROQUOIS FALLS 13 9 13 
LATITUDE 48 46 
LONGITUDE 80 40 
ABITIBI RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 170 


=a cen 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 
MANUFACTURER RUNNER 
ANNEE ET TURBINE 
PABRICANTS 
1952 CAC RF 
1952 CAC RF 
1952 CAC RF 
1952 CAC RF 
1952 CAC RP 
1925 CAC RF 
1925 CAC RF 
1925 CAC RF 
1925 CAC RF 
1925 CAC RF 
1925 CAC RF 
1925 CAC RF 
1925 CAC RF 
1926 CAC RF 
1926 CAC RF 
1928 CAC RF 
1937 CAC RF 
1942 AC RF 
1942 AC RF 
1943 SMS RF 
1943 SMS RF 
1943 AC RF 
1943 AC RF 
1943 AC RF 
1943 AC RF 
1943 aC RF 
1943 AC RF 
1943 SMS RF 
1943 SMS RF 
1958 EE RPK 
1959 EE RPK 
QUEBEC, TOTAL 
1949 HOLY BF 
1949 HOLY RF 
1949 SMS RF 
1949 SMS RF 
1949 SMS RF 
1949 SMS RF 
1949 SMS RF 
1949 NOHB RF 
1949 NO HB RF 
1949 NO HB RF 
1949 NOHB BF 
1949 NOHB RF 
1949 NOHB RF 
1949 NO HB RF 


RPM 


- 


T/MN 


106 
106 
106 
106 
106 


u?4 
112 
112 
112 
112 
112 
112 
112 
112 
412 
112 
112 


129 
129 
129 
129 
129 
129 
129 
129 
129 
129 
129 
129 


164 
164 


240 
250 
240 
240 
240 
240 
240 
240 
240 
240 
240 
240 
240 
250 


HEAD 


CHUTE 


19 
19 


CAPACITY 


CAPACITE 


18 
18 


er eee ee ee ee ee ee ee ey 


030 
030 
030 
030 
030 


570 
570 
570 
570 
570 
570 
570 
570 
570 
570 
570 
570 


346 
346 
870 
870 
838 
838 
838 
838 
838 
838 
870 
870 


650 
650 


343 
343 
790 
790 
790 
790 
790 
641 
641 
641 
641 
641 
641 
641 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1952 CWES 13800 37 450 
1952 CWES 13800 37 450 
1952 CWES 13800 37 450 
1952 CWES 13800 37 450 
1952 CWES 13800 37 450 
187 250 
1925 CWES 13200 28 000 
1925 CWES 13200 28 000 
1925 CWES 13200 28 000 
1925 CWES 13200 28 000 
1925 CWES 13200 28 000 
1925 CWES 13200 28 000 
1925 CWES 13200 28 000 
1925 CWES 13200 28 000 
1926 CWES 13200 28 000 
1926 CWES 13200 28 000 
1928 CWES 13200 28 000 
A937 CWES 13200 28 000 
336 000 
1942 CGE 13200 60 000 
1942 CWES 13200 60 000 
1943 CWES 13200 58 500 
1943 CWES 13200 58 500 
1943 CGE 13200 60 000 
1943 CWES 13200 60 000 
1943 CGE 13200 60 000 
1943 CWES 13200 60 000 
1943 CGE 13200 60 000 
1943 CWES 13200 60 000 
1943 CGE 13200 60 000 
1943 CWES 13200 60 000 
717 000 
2 350 000 
1958 CWES 13200 19 125 
1959 CWES 13200 19025 
38 250 
38 250 
21 350 910 
1949 CWES 12500 1 200 
1949 CWES 12500 1 200 
1949 CWES 12500 2 025 
1949 CWES 12500 2 025 
1949 CWES 12500 25025 
1949 CWES 12500 2 025 
1949 CWES 12500 2 025 
1949 CWES 600 1 280 
1949 CWES 600 1 280 
1949 CWES 600 1 280 
1949 CWES 600 1 280 
1949 CWES 600 1 280 
1949 CWES 600 1 280 
1949 CWES 600 1 280 


nN 
= 


485 


HYDRO HYDRO 
OPERATING HEADS MAIN TURBINES MAIN GENERATORS 
HAUTEUR DE CHUTE TURBINES PRINCIPALES GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND YEAR AND 
MAXIMUM MINIMUM NORMAL MANUFACTURER RUNNER RPM HEAD CAPACITY MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE ANNEE ET TURBINE T/MN CHUTE CAPACITE ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS FABRICANTS 
se ccc cece ne Me ces cc cece see 4 KW KW 
ISLAND FALLS 20 13 19 1925 IPM RF 125 19. 85952 1925 CGE 12500 9 600 
19:79 DEW RF 128 ve) 11 190 1979 WEST 12500 14 040 
LATITUDE UNS) By 1981 DEW RF 128 19 1, 1910 1981 WEST 12500 14 040 
LONGITUDE Sil) 23 1982 DEW RF 128 ie) 11 190 1982 WEST 12500 14 040 
ABITIBI RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 255 SA20 
SMOOTH ROCK FALLS 17 9 15 1917 IPM RF 112 14 3} S7/ ASAT CGE 2300 35 1'25 
1917 IPM RF a2, 14 Sy )S7/ 1917 CGE 2300 sy 25 
LATITUDE 49 12 
LONGITUDE 81 38 6 250 
MATTAGAMI RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 55 
TWIN FALLS 18 15 17 1921 IPM RF 128 18 4 476 19:24 CWES 13200 4 050 
1921 IPM RF 128 18 4 476 1921 CWES 13200 4 050 
LATITUDE 48 45 1921 IPM RF 128 18 4 476 1921 CWES 13200 4 050 
LONGITUDE 80 35 1921 IPM RF 128 18 4 476 1921 CWES 13200 4 050 
ABITIBI LAKE 1927. IPu RF 128 18 4 476 1927 CWES 13200 4 050 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 116 
20) 250 
99N 70s 
ALMONTE PUBLIC UTILITIES COMM 
ALMONTE 9 9 9 1925 CB RPF 120 9 317 1924 EM 2200 400 
1928 SMS RPF Zi 9 485 1928 EE 2200 440 
LATITUDE 45 14 
LONGITUDE ay UP 840 
MISSISSIPPI RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 18 
840 
BOISE CASCADE CANADA LTD 
CALM LAKE 26 23 25 1928 SMS RF 225 25 4 774 1928 CWES 6600 4 675 
1928 SMS RF 225 25 4 774 1928 CWES 6600 4 675 
LATITUDE 48 48 
LONGITUDE 92 10 9 350 
CALM LAKE 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 34 
FORT FRANCES @) 6 9 1955 cviIc BP 200 9 1 492 1955 CGE 6900 1 600 
1955 cvic RP 200 9 1 492 1955 CGE 6900 1 600 
LATITUDE 48 38 1955 cvic RP 200 9 1 492 1955 CGE 6900 1 600 
LONGITUDE 93220 1955 CVIC RP 200 ©) 1 492 1955 CGE 6900 1 600 
RAINY RIVER 1955 cvic RP 200 8) 1 492 1955 CGE 6900 1 600 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 136 «1955 cviIc RP 200 9 1 492 1955 CGE 6900 1 600 
1955 cviIc RP 200 9 1 492 1955 CGE 6900 1 600 
1955 cvic RP 200 9 4 492 1955 CGE 6900 1 600 
12 800 
KENORA 6 5 6 1923 SMS RF 120 7 895 11923 EM 2400 1 000 
1923 SMS RF 120 i 895 1923 EM 2400 1 250 
LATITUDE 49 45 1923 Sus RF 120 7 895 1923 EM 2400 1 250 
LONGITUDE 94 33 1923 SMS RF 120 7 895 1923 EM 2400 1 000 
LAKE OF THE WOODS 1923 SMS RF 120 7 895 1923 EM 2400 1 000 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 113 1923 SMS RF 120 7 895 1923 EM 2400 1.250 
i 1924 SMS RP 120 a 895 1924 EM 2400 1 250 
1924 SMS RF 120 7 895 1924 EM 2400 1 000 
1924 SMS RF 120 7 895 i924 EM 2400 1 250 
1924 SMS RF 120 7 895 1924 EM 2400 1 250 
11 500 
NORMAN Zi 5 6 1925 SMS RP 120 q) 2 536 1925 CWES 6600 35400 
1925 SMS RP 120 7 2 536 1925 CWES 6600 3 300 
LATITUDE 49 45 1925 SMS RP 120 7 Ze o36 1925 CWES 6600 3 300 
LONGITUDE 94 34 1925 SMS RP 120 7 2 536 1925 CWES 6600 3 300 
LAKE OF THE WOODS 1925 SMS RP 120 7 2 536 1925 CWES 6600 3 300 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 205 


16 500 


HYDRO 
OPERATING HEADS 
HAUTEUR DE CHUTE 
MAXIMUM MINIMUM NORMAL 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE 
aiefatepslelaveray are Mietatevata; occveratstevars 
STURGEON FALLS 20 17 19 
LATITUDE 48 42 
LONGITUDE 92 15 
SEINE RIVER 
AVERAGE ANNUAL FPLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 34 
BRACEBRIDGE HYDRO 
BRACEBRIDGE FALLS 11 
LATITUDE 45 03 
LONGITUDE 79 19 
MUSKOKA RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 3 
HIGH FALLS 15 
LATITUDE 45 00 
LONGITUDE 79 «15 
MUSKOKA RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 3 
WILSONS FALLS 10 
LATITUDE 45 02 
LONGITUDE 79 19 
MUSKOKA RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 3 
CAMPBELLFORD TOWN OF 
CROW BAY 9 8 9 
LATITUDE 44 20 
LONGITUDE 77 46 
TRENT CANAL 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 
CANADIAN NIAGARA POWER CO LTD 
RANKINE 39 38 38 
LATITUDE 43 04 
LONGITUDE 79 04 
NIAGARA RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 180 
E B EDDY FOREST PRODUCTS LTD 
EDDY 12 9 12 
LATITUDE 45 25 
LONGITUDE 75 43 


OTTAWA RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 566 


= “gh 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 
MANUFACTURER RUNNER 
ANNEE ET TURBINE 
FABRICANTS 

1927 SMS RF 
1927 SMS RF 
1937 CB BF 
1957 CB ERS 
1948 CB RF 
1978 WK RF 
1981 BHTC RF 
1912 SGE RF 
1904 CGE RF 
1904 CGE RF 
1905 CGE RF 
1906 CGE RF 
1906 CGE RF 
1910 CWES RF 
1913 CWES RF 
1916 CWES RF 
1916 CWES RF 
1917 CWES RF 
1924 CWES RF 
1909 SMS RF 
1909 SMS RF 
1912 SMS RF 


RPM 


T/MN 


400 
400 


360 


300 


120 


250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 


164 
164 
164 


HEAD 


CHUTE 


11 
11 


13 


10 


12 
12 
12 


CAPACITY 


CAPACITE 


OmMOWUUN YY YS 


Www 


269 
269 


895 


559 


460 
460 
460 
460 
460 
325 
325 
019 
019 
O19 
Crs 


469 
469 
469 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
S27) CWES 6600 3) 825 
19257, CWES 6600 3825) 
7 650 
57 800 
1902 CE 4160 300 
1905 CGE 4160 300 
600 
1948 CGE 6900 800 
800 
1978 CGE 4160 640 
640 
2 040 
1908 AC 2400 900 
1912 SGE 2400 75 
2 075 
2 075 
1904 CGE 12000 7 500 
1904 CGE 12000 7 500 
1905 CGE 12000 7 500 
1906 CGE 12000 7 500 
1906 CGE 12000 7 500 
1910 CWES 12000 Sy375 
1913 CWES 12000 9 375 
1916 CWES 12000 9 375 
1916 CWES 12000 SP375) 
1917 CWES 12000 9375 
1924 CWES 12000 10 300 
94 675 
94 675 
1909 ACB 2200 3 000 
1909 ACB 2200 3 000 
1912 ACB 2200 3 300 
9 300 


HYDRO 
OPERATING HEADS 
HAUTEUR DE CHUTE 
MAXIMUM MINIMUM NORMAL 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE 
ees ee ee 
ESPANOLA 20 19 20 
LATITUDE 46 16 
LONGITUDE 81 46 
SPANISH RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 82 
GANANOQUE LIGHT & POWER LTD 
BREWERS MILLS 5 4 5 
LATITUDE 44 24 
LONGITUDE 76 19 
RIDEAU CANAL 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 6 
GANANOQUE 7 5 6 
LATITUDE 44 20 
LONGITUDE 76 10 
GANANOQUE RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 7 
JONES FALLS 19 18 18 
LATITUDE 44 33 
LONGITUDE 76 14 
RIDEAU CANAL 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN —- 6 
KINGSTON MILLS 14 13 14 
LATITUDE 44 18 
LONGITUDE L627 
RIDEAU CANAL 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN —- 6 
GREAT LAKES FOREST PRODUCTS LTD 
DRYDEN 13 2 13 
LATITUDE 49 47 
LONGITUDE 92551 
WABIGOON RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 12 
EAGLE RIVER 11 10 10 
LATITUDE 49 48 
LONGITUDE 93°13 
EAGLE RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 18 
MCKENZIE FALLS 8 7 8 
LATITUDE 49 49 
LONGITUDE 93° 13 
EAGLE RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 18 
WAINWRIGHT FALLS 9 8 9 
LATITUDE 49 50 
LONGITUDE 92°53 
WABIGOON RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 12 


Sys 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 

MANUPACTURER RUNNER RPA 

ANNEE ET TURBINE T/MN 
FPABRICANTS 

1906 HOLY RF 360 
1906 HOLY RF 360 
1906 HOLY RF 360 
1906 HOLY RF 360 
1906 HOLY RF 257 
1906 HOLY RF 240 
1945 AC RF 144 
1940 WH RF 150 
1940 WH RF 150 
1940 WH RF 150 
1939 WH RF 100 
1948 CAC RF 720 
1948 CBAR RF 514 
1950 CBAR RF 514 
1950 CBAR RF 400 
1914 CAC RF 360 
1926 BO VG RF 360 
1977 JL RF 360 
1912 sus RF 360 
1912 SMS RF 360 
1928 SMS RF 164 
1938 MSI RPK 240 
JOP SMS RP 225 


HEAD 


CHUTE 


Da 


18 
18 


13 
13 


11 


CAPACITY 


CAPACITE 


wae eae ee a a 
£ 
wo 
bt 


298 
298 
298 


597 


186 
774 
774 
ul ays) 


671 
1 119 
496 


709 


709 


1 492 


1 108 


1 O44 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAOX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
PABRICANTS 
KW 
1906 WEST 4160 1 250 
1906 WEST 4160 1 250 
1906 WEST 4160 1 250 
1906 WEST 4160 1 250 
1945 CGE 2300 1 500 
1945 CGE 4160 1 170 
1945 WEST 4160 7 000 
14 670 
23 970 
1940 CGE 600 300 
1940 CGE 600 300 
1940 CGE 600 300 
900 
1939 CGE 600 600 
600 
1948 CGE 2300 180 
1948 CGE 2300 800 
1950 CGE 2300 800 
1950 CGE 2300 800 
2 580 
1914 CGE 2400 600 
1926 CGE 2400 800 
1977 WEST 2400 500 
1 900 
5 980 
1912 LDM 600 600 
1912 LDM 600 600 
1 200 
1928 CGE 2300 1 760 
1 760 
1938 CGE 2400 iet20 
1 120 
1928 CWES 11000 1 000 
1 000 


5 080 


HYDRO 


OPERATING HEADS 


HAUTEUR DE CHUTE 


MAXIMUM MINIMUM 


MAXIMUM MINIMUM 


NORM 


NORM 


AL 


ALE 


GREAT LAKES POWER CO LTD 
ANDREWS FALLS 56 53 


LATITUDE 47 14 

LONGITUDE 84 39 

MONTREAL RIVER 

AVFRAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


GARTSHORE FALLS 


LATITUDE 47 15 

LONGITUDE 84 35 

MONTREAL RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


HIGH FALLS 45 44 
LATITUDE 47 56 
LONGITUDE 84 43 


MICHIPICOTEN RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


HOGG 24 23 
LATITUDE igs 1172 
LONGITUDE 84 36 


MONTREAL RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


HOLLINGSWORTH FALLS 35 18 
LATITUDE 47 26 
LONGITUDE 84 31 


MICHIPICOTEN RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


MACKAY 76 
LATITUDE 47 17 
LONGITUDE 84 27 


MONTREAL RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


MCPHAIL FALLS 16 14 
LATITUDE 47 56 
LONGITUDE 84 40 


MICHIPICOTEN RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


SAULT STE MARIE 


LATITUDE 46 31 

LONGITUDE 84 21 

LAKE SUPERIOR 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


SCOTT FALLS 23 18 
LATITUDE 47 56 
LONGITUDE 84 45 


MICHIPICOTEN RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


INCO METALS CO 


BIG EDDY 30 26 
LATITUDE 46 23 
LONGITUDE 8735 


SPANISH RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN ~ 


55 


35 


45 


733) 


33 


61 


15 


21 


29 


40 


40 


71 


40 


58 


40 


70 


991 


71 


54 


SG = 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM 
ANNEE ET TURBINE T/MN 
FABRICANTS 

1938 SMS RF 257 
1942 SMS RF 257 
1975 DEW RF 240 
1958 DEW RPK 240 
1930 SMS RF 240 
1930 SMS RF 240 
1950 SMS RF 240 
1965 CAC RPK 200 
1959 DEW RPK 200 
1937 SMS RF 277 
1940 SMS BF 277 
1957 SMS RF 240 
1954 SMS RPK 200 
1954 SMS RPK 200 
1982 AC RPK 64 
1982 AC RPK 64 
1982 AC RPK 64 
1952 SMS RPK 225 
1952 SMS RPK 225 
1929 IPM RF 187 
1929 IPM BF 187 
1929 IPM RF 187 


56 
56 
56 


34 


45 
45 
45 


23 


33 


71 
71 


15 
a5 


DANN 


21 
21 


CAT) 
27 
27 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


22 


woo 


16 


22 


17 
17 
17 


7 
4 
7 


131 
131 
245 


604 


206 
206 
847 


PRS 


604 


400 
400 
126 


595 
boss Bs) 


979 
979 
979 


460 
460 


012 
012 
012 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1938 CGE 11000 8 100 
1942 CGE 11000 8 100 


1975 CGE 11500 22 500 


38 700 


1958 CWES 11500 20 000 


20 000 

1930 CGE 11000 6 750 
1930 CGE 11000 6 750 
1950 CGE 11000 SF675 
23° 475 

1965 CGE 11500 nS 000 
15 000 

1959 CWES 11500 20 000 
20 000 

1937 CGE 11000 9 000 
1940 CGE 11000 9 000 
UE CGE 11500 22 500 
40 500 

1954 CGE 11500 5 000 
1954 CGE 11500 5 000 
10 000 

1982 CGE 4160 18 200 
1982 CGE 4160 18 200 
1982 CGE 4160 18 200 
54 600 

1952 CGE 12500 6 800 
1952 CGE 12500 6 800 
13 600 

235"575 

1929 CWES 6600 7 200 
UP EPAS) CWES 6600 7 200 
1329 CWES 6600 7 200 
21 600 


HYDRO 
OPERATING HEADS 
HAUTEUR DE CHUTE 
MAXIMUM MINIMUM NORMAL 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE 
eee c ccc ec ce Mees cess cvces 
HIGH FALLS 26 24 25 
LATITUDE 46 23 
LONGITUDE 81 34 
SPANISH RIVER 
AVERAGE ANNUAL PLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 54 
NAIRN 9 7 8 
LATITUDE 46 21 
LONGITUDE 81 35 
SPANISH RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 54 
WABAGESHIK 21 21 21 
LATITUDE 46 19 
LONGITUDE Stes 
VERMILION RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 29 
MACMILLAN BLOEDEL INDUSTRIES LTD 
STURGEON FALLS 12 nz 12 
LATITUDE 46 22 
LONGITUDE Thy ES) 
STURGEON RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 57 
ONTARIO HYDRO 
ABITIBI CANYON 73 71 73 
LATITUDE 49 53 
LONGITUDE 81 34 
ABITIBI RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - Zon 
AGUASABON 91 91 91 
LATITUDE 48 47 
LONGITUDE 87 08 
AGUASABON RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 63 
ALEXANDER 18 17 17 
LATITUDE 49 08 
LONGITUDE 88 21 
NIPIGON RIVER 
AVERAGE ANNUAL FPLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 324 
ARNPRIOR 21 19 20 
LATITUDE 45 26 
LONGITUDE 76 21 
MADAWASKA RIVER 
AVERAGE ANNUAL FPLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN ~ 83 
AUBREY FALLS 56 54 53 
LATITUDE 46 58 
LONGITUDE 83 13 
MISSISSAGI RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 4Q 


Si. = 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM 
ANNEE ET TURBINE T/MN 
FABRICANTS 

1918 IPM RF 150 
1966 DEW RF 400 
1966 DEW RF 400 
1966 DEW RF 400 
1966 DEW RF 400 
19:19 AC RF 100 
i949 AC RF 100 
1319 AC RP 100 
1912 AC RF 300 
1935 JI RF 360 
1951 WK RF 180 
1932 HOLY RF 240 
1942 SMS RF 240 
1942 HOLY RF 240 
1942 HOLY RF 240 
1964 SMS RF 240 
1933 CAC BF 150 
1933 CAC RP 164 
1936 CAC RF 150 
1936 CAC RF 150 
1959 CAC RF 150 
1948 DEW RF 257 
1948 DEW RF 257 
1930 MSI RF 100 
1931 MST RF 100 
1931 MST RF 100 
1945 DT RP 150 
1958 DEW RP 150 
1976 DEW RF 113 
1977 DEW RF 113 
1969 DEW RF 116 
1969 DEW RF 116 


HEAD 


CHUTE 


www 


21 
21 


U2 
72 
72 
72 
72 


88 
88 


53 
53 


CAPACITY 


CAPACITE 


NMONNHNHYN 


49 
64 
64 
64 
64 


20 
20 


40 
40 


74 
74 


595 
984 
984 
984 
984 


940 
940 
940 


014 
014 


865 
119 
746 
119 
tS 
746 


236 
902 
902 
902 
902 


515 
515 


428 
428 
428 
174 
174 


284 
284 


600 
600 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1918  CWES 2400 5 550 
1966 CGE 4160 3 000 
1966 CGE 4160 3 000 
1966 CGE 4160 3 000 
1966 CGE 4160 3 000 
17 550 
1917 aC 2200 1 500 
1917 ac 2200 1 500 
1919 CGE 2200 1 500 
4 500 
1912 ac 2200 1 600 
1935 CGE 2300 2 140 
3 740 
47 390 
1912  CWES 2200 1 800 
1932 CGE 2200 1 415 
1942 CWES 2200 1 685 
1942 CWES 2200 1 685 
1942  CWES 2200 1 350 
1964  CWES 2200 1 415 
9 350 
9 350 
1933 CGE 13800 41 225 
1959 CGE 13800 63 000 
1966 CGE 13800 43 200 
1970 CGE 13800 43 200 
1977 CGE 13800 43 200 
233 825 
1948 CWES 13800 20 250 
1948 CWES 13800 20 250 
40 500 
1930 CGE 12000 12 750 
1931 CGE 12000 12 750 
1931 CGE 12000 42 750 
1945 CGE 12000 13 500 
1958 CGE 12000 13 500 
65 250 
1976 CGE 13800 37 050 
1977 CGE 13800 37 050 
74 100 
1969 CGE 11000 65 075 
1969 CGE 11000 65 075 
130 150 


= 


MAIN TURBINES 


- 


TURBINES PRINCIPALES 


HYDRO 
OPERATING HEADS 
HAUTEUR DE CHUTE 
MAXIMUM MINIMUM NORMAL 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE 
sec cece ce Meee cece cc cee 
AUBURN 5 5 5 
LATITUDE 44 19 
LONGITUDE 78 9 
OTONABEE RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN 56 
BARRETT CHUTE 47 46 47 
LATITUDE 45 15 
LONGITUDE 76 45 
MADAWASKA RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN 87 
BIG CHUTE 18 Wi 18 
LATITUDE 44 53 
LONGITUDE 79 41 
SEVERN RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN 48 
BIG EDDY WA 10 11 
LATITUDE 45 01 
LONGITUDE 79 45 
MUSKOKA RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN 46 
BINGHAM CHUTE 14 13 14 
LATITUDE 46 05 
LONGITUDE 79 24 
SOUTH RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN 10 
CALABOGIE 10 6 9 
LATITUDE 45 18 
LONGITUDE 76 42 
MADAWASKA RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN 81 
CAMERON 23 22 22 
LATITUDE 49 09 
LONGITUDE 88 20 
NIPIGON RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN 344 
CARIBOU FALLS 17 17 17 
LATITUDE 50 15 
LONGITUDE 94 58 
ENGLISH RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN + 4 364 
CHATS FALLS 16 15 16 
LATITUDE 45 28 
LONGITUDE 76 14 
OTTAWA RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 1 106 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM 

ANNEE ET TURBINE T/MN 
FABRICANTS 

1911 WH RF 150 
1911 WH RF 150 
1912 WH RF 150 
1942 CAC RF 164 
1942 CAC RF 164 
1968 CAC RF 120 
1968 CAC RF 120 
1911 WH RF 300 
1911 WH RF 300 
Ushi WH RF 300 
WOUE) WSM RF 300 
1941 MSZ RPF 200 
1941 MST RPF 200 
1923 WK RF 450 
1924 WK RF 450 
1917 AC RF 164 
1917 AC RF 164 
1921 IPM RF 120 
1921 IPM RF 120 
1924 caAc RF 120 
1924 CAC RF 120 
1925 cviIc RF 120 
1926 cviIc RF 120 
1958 DEW RPF 164 
1958 DEW RP 113 
1958 DEW RP 113 
1958 DEW RP 113 
1931 DEW RP 120 
1931 DEW RP 120 
1931 DEW RP 120 
1931 DEW RP 120 


HEAD 


CHUTE 


aon 


46 
46 


12 
12 


14 
14 


22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 


18 
18 
18 


16 
16 
16 
16 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


20 
20 
62 
62 


mwWoWWWUOWWw 


25 
33 
33 


24 
24 
24 
24 


709 
709 
709 


888 
888 
664 
664 


970 
970 
970 
716 


939 
939 


485 
485 


238 
238 


325 
325 
325 
325 
325 
325 
650 


364 
219 
219 


484 
484 
484 
484 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1911 CGE 2400 625 
US ck CGE 2400 625 
1912 CGE 2400 625 
1 875 
1942 CGE 13200 20 400 
1942 CGE 13200 20 400 
1968 CGE 13800 55 800 
1968 CGE 13800 55 800 
152 400 
1911 CWES 2300 900 
1911 CWES 2300 900 
(911 CWES 2300 900 
1919 CGE 2300 1 280 
3 980 
1941 CWES 6600 3 825 
1941 CWES 6600 3 825 
7 650 
1923 CWES 2200 405 
1924 CWES 2200 405 
810 
1938 CGE 6600 2 000 
1938 CGE 6600 2 000 
4 000 
1921 CWES 12000 9 540 
1921 CWES 12000 9 540 
1924 CGE 12000 8 480 
1924 CGE 12000 8 480 
1925 CGE 12000 8 480 
1926 CGE 12000 8 480 
1958 CWES 12000 19 000 
72 000 
1958 CGE 13800 25 650 
1958 CGE 13800 25 650 
1958 CGE 13800 25 650 
76 950 
1931 CWES 13800 2203120 
1931 CWES 13800 22 325 
1931 CWES 13800 22 325 
1931 CWES 13800 22 325 
89 300 


HYDRO 
OPERATING HEADS 
HAUTEUR DE CHUTE 
MAXIMUM MINIMUM NORMAL 
- + - 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE 
se ccc cee ee Meee e cece ccces 
CHENAUX 12 at 2 
LATITUDE 45 35 
LONGITUDE 76 40 
OTTAWA RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 967 
CONISTON 17 16 uz 
LATITUDE 46 28 
LONGITUDE 80 49 
WANAPITEL RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 28 
CRYSTAL FALLS 11 9 10 
LATITUDE 46 27 
LONGITUDE Us) SY 
STURGEON RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-~DEBIT ANNUEL MOYEN - 70 
DECEW FALLS #1 83 80 81 
LATITUDE 43 07 
LONGITUDE 79 16 
WELLAND CANAL 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 23 
DECEW FALLS #2 87 86 86 
LATITUDE 43 07 
LONGITUDE 79 16 
WELLAND CANAL 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 154 
DES JOACHIMS 41 40 41 
LATITUDE 46 11 
LONGITUDE 77 42 
OTTAWA RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 793 
EAR FALLS 10 ) 9 
LATITUDE 50 38 
LONGITUDE 93 14 
ENGLISH RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 330 
ELLIOTT CHUTE 13 12 eh 
LATITUDE 46 O4 
LONGITUDE 19.23 
SOUTH RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 10 
EUGENIA 168 168 168 
LATITUDE 44 20 
LONGITUDE 80 32 


BEAVER RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 2 


= &Gie 


MAIN TORBINES 


TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM 

ANNEE ET TURBINE T/4N 
FABRICANTS 

1950 DEW RPF 95 
1950 DEW RPF 95 
1951 DEW RPF 95 
1951 DEW RPF 95 
1951 DEW RPF 95 
1951 DEW RPF 95 
1951 DEW RPF 95 
1951 DEW RPF 95 
1905 JM RF 300 
1907 J# RF 300 
1915 AC RF 257 
1921 IPM RF 138 
1921 IPM RF 138 
1921 IPM RF 138 
1921 IPM RF 138 
1904 JMV RF 257 
1904 JuV RF PAST | 
1905 JMV RF Zoe 
1905 JMV RF 250, 
1911 JMV RF 257 
1911 JHV RF 257i 
1943 CAC RF 174 
1947 CAC RF 171 
1950 DEW RF 106 
1950 DEW RF 106 
1950 DEW RF 106 
1950 DEW RF 106 
1950 DEW RF 106 
1950 DEW RF 106 
1950 DEW RF 106 
1951 DEW RF 106 
1930 DEW RP 180 
1937 SMS RP 180 
1940 SMS RPK 150 
1948 SMS BPK 150 
1929 MSI RP 327 
1915 WYSS RF 900 
1920 AC RF 720 


HEAD 


CHUTE 


16 
16 


86 
86 


13 


168 
168 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 


a oY 


erefree 


55 
55 


54 
54 
54 
54 
46 
54 
54 
46 


mow Ww 


Ey 


666 
666 
666 
666 
666 
666 
666 
666 


895 
194 
611 


940 
940 


950 
950 


458 
458 
458 
458 
252 
458 
458 
252 


730 
730 
595 
595 


343 


678 
984 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1950 CGE 13800 15 300 
1950 CGE 13800 15 300 
1951 CGE 13800 15 300 
1951 CGE 13800 15 300 
1951 CGE 13800 15 300 
1951 CGE 13800 15 300 
1950 CGE 13800 15 300 
1951 CGE 13800 15 300 
122 400 
1905 CGE 2300 720 
1907 CGE 2300 Weetzo 
C915 CGE 2300 2 250 
4 095 
1921 WEST 2300 2 020 
1921 WEST 2300 2 020 
1921 WEST 2300 2 020 
1921 WEST 2300 2 020 
8 080 
1904 WE 2380 5 300 
1904 WE 2380 5 000 
1905 WE 2380 5 300 
1905 WE 2380 5 900 
1911 CWES 2380 5 600 
1911 CWES 2380 4 800 
31 900 
1954 CGE 13800 57 600 
1955 CGE 13800 57 600 
115 200 
1950 CWES 13800 45 000 
1950 CWES 13800 45 000 
1950 CWES 13800 45 000 
1950 CWES 13800 45 000 
1950 CWES 13800 45 000 
1950 CWES 13800 45 000 
1950 CWES 13800 45 000 
1951 CWES 13800 45 000 
360 000 
1930 CWES 6600 4 000 
1937 OERL 6600 3 825 
1940 CWES 6600 5 400 
1948 CWES 6600 5 400 
18 625 
1929 SGE 2300 1 440 
1 440 
1915 CWES 4000 1 200 
1920 CWES 4000 2 400 
3 600 


HAUTEUR DE CHUTE 


HEADS 


MINIMUM 


MINIMOM 


NORMAL 


NORMALE 


eee c cece eee Merce cece ccces 


HYDRO 
OPERATING 
MAXIMUM 
MAXIMUM 
FRANKFORD 5 
LATITUDE 44 11 


LONGITUDE Ui eS 
TRENT RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 
GEORGE W RAYNER 66 
LATITUDE 46 26 

LONGITUDE 83 23 

MISSISSAGI RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 
HAGUES REACH 7 
LATITUDE 44 17 

LONGITUDE 77 48 

TRENT RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 
HANNA CHUTE 10 
LATITUDE 45 00 

LONGITUDE WA) Us 

SOUTH MUSKOKA RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW~DEBIT ANNUEL 
HARMON 32 
LATITUDE 50 10 

LONGITUDE 82 10 


MATTAGAMI RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


HEELY FALLS 23 
LATITUDE 44 23 
LONGITUDE 77 46 


TRENT RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 
HIGH FALLS 26 
LATITUDE 44 57 

LONGITUDE 76 36 


MISSISSIPPI RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW7DEBIT ANNUEL 
HOUND CHUTE nut 
LATITUDE 47 18 

LONGITUDE 79 42 


MONTREAL RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 
INDIAN CHUTE 14 
LATITUDE 47 50 

LONGITUDE 80 27 


MONTREAL RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 
KAKABEKA FALLS 59 
LATITUDE 48 25 

LONGITUDE 89 38 


KAMINISTIKWIA RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


5 


MOYEN 


64 


MOYEN 


MOYEN 


MOYEN 


30 


MOYEN 


22 


MOYEN 


25 


MOYEN 


10 


MOYEN 


13 


MOYEN 


59 


MOYEN 


5 


65 


120 


10 


20 


Shi 


213 


23 


75 


25 


12 


10 


14 


30 


59 


14i 


= 49 = 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM 

ANNEE ET TURBINE T/MN 
FPABRICANTS 

1913 BO VG RF 113 
1913 BO VG RF 113 
YESS} BOVG RF 113 
1913 BO VG RF We: 
1950 CAC RF 212 
1950 CAC RF 212 
1925 CAC BP 180 
19/25) CAC RP 180 
1925 CAC RP 180 
1926 DEW RP 225 
1965 JI RP 100 
1965 JI RP 100 
1913 WYSs RF 240 
1914 WYSS RF 240 
AGG WSM RF 240 
1920 JL RF 300 
1920 JL RF 300 
1920 JL RF 300 
1910 WK RF 150 
1910 WK RF 150 
1910 WK RF 150 
ASMA WK RF 150 
1923 BO VG RF 300 
1924 WK RF 300 
1906 IMV RF 277 
1906 IMV RF 277 
1911 IMV RF 277 
1914 JMNV BF 257 


HEAD 


CHUTE 


Wann 


64 
64 


s_nN~ 


31 
31 


22 
22 
22 


25 
25 
25 


10 
10 
10 
10 


14 
14 


54 
54 
54 
54 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


21 
2 


—2— 


70 
70 


fee 


OWnMnMN 


895 
895 
895 
895 


634 
634 


194 
194 
194 


156 


124 
124 


178 
178 
178 


25 
925 
925 


996 
996 
996 
996 


678 
678 


595 
595 
595 
SS) 


HYDRO 


MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1913 SGE 7000 650 
1913 SGE 7000 650 
1913 SGE 7000 650 
1913 SGE 7000 650 
2 600 


1950 CWES 13800 21 150 


1950 CWES 13800 21 150 
42 300 

1925 CWES 6600 1 120 
1925 CWES 6600 20 
4925 CWES 6600 tz0 
3 360 

1926 SGE 6600 120 
1 120 

1965 CWES 13800 64 600 
1965 CWES 13800 64 600 
129 200 

1913 CGE 6600 3 750 
1914 CGE 6600 3150 
1919 SGE 6600 3 000 
10 500 

1920 GE 4400 700 
1920 GE 4400 700 
1920 GE 4400 700 
2 100 

1910 SGE 11000 700 
1910 SGE 11000 700 
1910 SGE 11000 700 
1911 SGE 11000 700 
2 800 

1923 CWES 2300 1 620 
1924 CWES 2300 1 620 
3 240 

1924 CGE 4000 5 400 
1924 CGE 4000 5 400 
1928 CGE 4000 5 400 
1928 CGE 4000 i 9H0 
24 170 


HYDRO 
OPERATING HEADS 
HAUTEUR DE CHUTE 
MAXIMUM MINIMUM NORMAL 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE 
gard wisielsle ala.o, Micfeteta te suave sletres 
KIPLING 31 30 31 
LATITUDE 50 15 
LONGITUDE 82 08 
MATTAGAMI RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLO®-DEBIT ANNUEL MOYEN - 263 
LAKEFIELD 5 4 4 
LATITUDE 44 25 
LONGITUDE 78 16 
OTONABEE RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 
LITTLE LONG 28 27 28 
LATITUDE 50 00 
LONGITUDE 82 10 
MATTAGAMI RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 384 
LOWER NOTCH 73 69 70 
LATITUDE 54 78 
LONGITUDE 79 27 
MONTREAL RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 77 
LOWER STURGEON 13 12 13 
LATITUDE 48 49 
LONGITUDE 81 29 
MATTAGAMI RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 93 
MANITOU FALLS 17 16 16 
LATITUDE 50 35 
LONGITUDE 93 27 
ENGLISH RIVER 
AVERAGE ANNUAL PLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 353 
MATABITCHUAN 96 95 96 
LATITUDE 47 07 
LONGITUDE 79 30 
MATABITCHUAN RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 8 
MC VITTIE 12 11 12 
LATITUDE 46 17 
LONGITUDE 80 51 
WANAPITEI RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 34 
MERRICKVILLE 8 7 8 
LATITUDE 44 55 : 
LONGITUDE 75 50 
RIDEAU RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 
MEYERSBURG 10 10 10 
LATITUDE 44 15 
LONGITUDE 77 48 


TRENT RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM 
ANNEE ET TURBINE T/MN 
PABRICANTS 

1966 DEW RPF 100 
1966 DEW RPF 100 
1928 CAC RP 112 
1963 EE RP 95 
1963 EE RP 95 
1971 DEW RF 120 
1971 DEW RF 120 
1923 DEW RF 136 
1923 DEW RF 136 
1956 DEW RPF 150 
1956 DEW RPF 150 
1956 DEW RPP 150 
1956 DEW RPF 150 
1958 DEW RPF 150 
1910 IPM RF 600 
1910 IPM RF 600 
1910 IPM RF 600 
1910 IPM RF 600 
1912 WK RF Oy, 
1912 WK RF 257 
1915 WH RF 240 
1919 SMS RF 200 
1924 CAC RF 150 
1924 CAC RF 150 
1924 CAC RF 150 


HEAD 


CHUTE 


30 
30 


27 
27 


70 
70 


13 
13 


16 
16 
16 
16 
16 


93 
93 
93 
93 


13 
13 


10 
10 
10 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


70 124 
70 124 


62 664 
62 664 


126 820 
126 820 


2 984 
2 984 


13 801 
13 801 
13 801 
13 801 
13 801 


462 
462 
462 
462 


ht NN HD 


1 343 
1 343 


559 
485 


_ 641 
1 641 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1966 CWES 13800 62 700 
1966 CWES 13800 62 700 
125 400 
1928 SGE 2400 2 000 
2 000 
1963 CWES 13800 60 800 
1963 CWES 13800 60 800 
121 600 
1971 CGE 13800 114 000 
1974 CGE 13800 114 000 
228 000 
1923 CGE 2300 3a200 
1923 CGE 2300 3 200 
6 400 
1956 CGE 13800 14 400 
1956 CGE 13800 14 400 
1956 CGE 13800 14 400 
1956 CGE 13800 14 400 
1958 CGE 13800 14 400 
72 000 
1910 CGE 2400 1 690 
1910 CGE 2400 1 690 
1910 CGE 2400 1 690 
1910 CGE 2400 1 690 
6 760 
1912 CGE 2300 1,25 
1912 CGE 2300 tei25 
2 250 
1915 SGE 600 440 
1929 GE 600 400 
840 
1924 SGE 6600 1 600 
1924 SGE 6600 1 600 
1924 SGE 6600 1 600 
4 800 


HYDRO 
OPERATING HEADS 
HAUTEUR DE CHUTE 
MAXIMUM MINIMUM NORMAL 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE 
ejehetaler oveieiexeieiitie ahetatsveusie este eve 
MOUNTAIN CHUTE 48 46 47 
LATITUDE 45 11 
LONGITUDE 76 50 
MADAWASKA RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 82 
NIPISSING 28 27 28 
LATITUDE 46 06 
LONGITUDE 79 29 
SOUTH RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 11 
ONTARIO POWER 66 61 62 
LATITUDE 43 05 
LONGITUDE 79 05 
NIAGARA RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 155 
OTTER RAPIDS 34 32 34 
LATITUDE 50 11 
LONGITUDE 81 37 
ABITIBI RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 338 
OTTO HOLDEN 25 24 24 
LATITUDE 46 23 
LONGITUDE 78 43 
OTTAWA RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 677 
PINE PORTAGE 32 31 32 
LATITUDE 49 18 
LONGITUDE 88 19 
NIPIGON RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 339 
RAGGED RAPIDS 12 11 11 
LATITUDE 45 01 
LONGITUDE 79 41 
MUSKOKA RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 62 
RANNEY FALLS 15 14 14 
LATITUDE 44 18 
LONGITUDE 77 «+48 
TRENT RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 
RED ROCK FALLS 30 27 29 
LATITUDE 46 19 
LONGITUDE 83 17 
MISSISSAGI RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 126 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM 

ANNEE ET TURBINE T/MN 
FABRICANTS 

1967 EE RF 100 
1967 EE RF 100 
1921 JM RF 450 
1924 JM RF 450 
1905 JMV RF 188 
1905 JMV RF 188 
1905 JMV RF 188 
1906 JMV RF 188 
1908 IMV RF 188 
1908 OMY RF 188 
1909 JMV RF 188 
1910 JMV BF 188 
1911 IMV RF 188 
A950 JMV RF 188 
1913 JMV RF 188 
1913 WSM RF 188 
1961 CAC RPF 138 
1961 CAC RPF 138 
1963 CAC RPF 138 
1963 CAC RPF 138 
1952 CAC RF 95 
1952 CAC BF OS) 
i952 CAC RF 95 
1952 CAC RF 95 
OY JI RF 95 
1952 JI RF 95 
1952 JI RF 95 
1953 JI RF 95 
1950 CAC RF 109 
1950 CAC RF 109 
1954 SMS RF 109 
1954 SMS RF 109 
1938 MSI RPK 200 
1938 MSI RPK 200 
1922 BO VG RF 120 
1922 BO VG RF 120 
1926 WH RF 360 
1960 DEW RPF 180 
1961 DEW RPF 180 


HEAD 


CHUTE 


46 
46 


28 
28 


12 
12 


28 
28 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


83 
83 


WOWOWWOUWDMADADDDAAD 


44 
44 


Wo Ww 


19 
19 


552 
552 


932 
932 


728 
728 
7128 
728 
728 
728 
728 
996 
996 
996 
996 
996 


760 
760 
760 
760 


110 
110 
110 
110 
618 
618 
618 
618 


586 
586 
570 
570 


879 
879 


730 
730 
746 


769 
769 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1967 CWES 13800 69 750 
1967 CWES 13800 69 750 
139 500 
1909 CWES 2300 1 050 
1909 SGE 2300 1 000 
2 050 
1905 WE 12000 7 500 
1905 WE 12000 7 500 
1905 WE 12000 7 500 
1906 WE 12000 8 770 
1908 WE 12000 8 770 
1908 WE 12000 8 770 
1909 WE 12000 8 770 
1910 CGE 12000 8 775 
1911 CGE 12000 is) ¢/ t/a) 
1911 CGE 12000 By775 
1913 CGE 12000 8 775 
1913 CGE 12000 ey Fiahs) 
101 455 
1961 CGE 13800 43 700 
1961 CGE 13800 43 700 
1963 CGE 13800 43 700 
1963 CGE 13800 43 700 
174 800 
1952 CWES 13800 25 650 
1952 CWES 13800 25 650 
1952 CWES 13800 25 650 
1952 CWES 13800 25 650 
1952 CWES 13800 25 650 
1952 CWES 13800 25 650 
1952 CWES 13800 25 650 
1952 CWES 13800 25 650 
205 200 
1950 CWES 13800 29 700 
1950 CWES 13800 29 700 
1954 CWES 13800 34 650 
1954 CWES 13800 34 650 
128 700 
1938 CWES 6600 3 825 
1938 CWES 6600 3 825 
7 650 
1922 CGE 6600 3 600 
1922 CGE 6600 3 600 
1926 SGE 600 720 
7 920 
1960 CGE 13800 20 250 
1961 CGE 13800 20 250 
40 500 


HYDRO 
OPERATING HEADS 
HAUTEUR DE CHUTE 
MAXIMUM MINIMUM NORMAL 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE 
ee cece ce ee Me cee cece ccces 
ROBERT H SAUNDERS 26 Zo) 25 
LATITUDE 45 01 
LONGITUDE 74 47 
ST LAWRENCE RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN —- CmsiZ 
SANDY FALLS 10 9 10 
LATITUDE 48 31 
LONGITUDE hi Az 


MATTAGAMI RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


SEYMOUR 7 1 7 
LATITUDE 44 19 
LONGITUDE 77 46 


TRENT RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN —- 


SIDNEY 6 6 6 
LATITUDE 44 08 
LONGITUDE 77 36 


TRENT RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


SILLS ISLAND 5 4 4 
LATITUDE 44 12 
LONGITUDE 77 36 


TRENT RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


SILVER FALLS 110 109 109 


LATITUDE 48 41 

LONGITUDE 89 37 

KAMINISTIKWIA RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN —- 30 


SIR ADAM BECK #1 91 89 90 


LATITUDE 43 09 

LONGITUDE 79 03 

NIAGARA RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 409 


= "52 e— 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM 

ANNEE ET TURBINE T/MN 
FABRICANTS 

1958 EE RPP 95 
1958 EE RPF 95 
1958 EE RPF 35) 
1958 EE RPP 95 
1958 EE RPF 95 
1958 EE RPF 95 
1958 EE RPF 95 
1959 EE RPF 95 
1959 EE RPP 95 
1959 EE RPF 95 
1959 EE RPF 95 
1959 EE RPF 95 
1959 EE RPF 95 
1959 EE RPF 95 
1959 EE RPP 95 
1959 EE RPF 95 
8901 sms RF 214 
1911 SMS RF 214 
1916 IPM RF 136 
1909 WK RF 150 
1909 WK RF 150 
1910 WK RF 150 
1911 WK RF 150 
1911 WK RF 150 
1911 BO VG RF 120 
TSR BO VG RF 120 
1911 BO VG RF 120 
Said BO VG RF 120 
1926 MST BP 120 
1926 MSI RP 120 
1959 CAC RF 240 
1921 WSM RF 188 
1921 WSM RF 188 
1921 CRMP RF 190 
1921 CRMP RF 188 
1921 CRMP RF 188 
1923 DEW RF 188 
1923 DEW RF 188 
1924 DEW RF 188 
1921 DEW RF 190 
1930 DEW RF 190 


HEAD 


CHUTE 


25 
25 
25 
eo) 
25 
25 
29 
25 
25 
25 
25 
25 
735) 
25 
PASS 
25 


10 
10 
10 


SNnNAN 


NDNADN 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


55 
55 
55 
55 
Ek 
25 
61 
55 
55 
55 
55 
55 
55 
55 
55 
55 


— at od od 


44 


950 
950 
950 
950 
978 
950 
023 
950 
950 
950 
950 
950 
950 
950 
950 
950 


895 
895 
865 


821 
821 
824 
821 
821 


044 
044 
044 
O44 


746 
746 


760 


th)? 
792 
030 
030 
030 
268 
268 
268 
268 
268 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 

MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 

ANNEE ET VOLTS CAPACITE 

FPABRICANTS 

KW 

1958 CGE 13800 57 000 
1958 CGE 13800 57 000 
1958 CWES 13800 57 000 
1958 CWES 13800 57 000 
1958 CGE 13800 57 000 
1958 CGE 13800 57 000 
1958 CWES 13800 57 000 
1959 CWES 13800 57 000 
1959 CGE 13800 57 000 
1959 CGE 13800 57 000 
1959 CWES 13800 57 000 


1959 CWES 13800 57 000 
1959 CGE 13800 57 000 
1959 CGE 13800 57 000 


1959 CWES 13800 57 000 
1959 CWES 13800 57 000 
912 000 

Ua CWES 12000 950 
1911 CWES 12000 950 
1916 CGE 12000 12595 
3 495 

1909 CGE 2400 600 
1909 CGE 2400 600 
1910 CGE 2400 600 
1911 CGE 2400 750 
1911 CGE 2400 600 
3 150 

1911 SGE 6600 795 
1911 SGE 6600 795 
1911 SGE 6600 795 
19114 SGE 6600 1S) 
3 180 

1936 CGE 2300 ie275 
1942 CGE 6600 1 020 
22295) 


1959 CWES 13800 45 000 


45 000 


1921 CWES 12000 36 000 
1921 CWES 12000 36 000 
1922 CGE 12000 36 000 
1923 CGE 12000 43 200 
1923 CGE 12000 36 000 
1923 CWES 12000 44 000 


1923 CGE 13800 43 200 
1956 CGE 13800 46 750 
1970 CWES 12000 46 750 


1970 CWES 13800 46 750 


414 650 


HYDRO 
OPERATING HEADS 
HAUTEUR DE CHUTE 
MAXIMUM MINIMUM NORMAL 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE 
Saiciste oreo cist Miles cous cio the ne 
SIR ADAM BECK #2 91 89 90 
LATITUDE 43 09 
LONGITUDE 79 03 
NIAGARA RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 1 759 
SIR ADAM BECK P&G 27 12 24 
LATITUDE 43 09 
LONGITUDE 79 04 
NIAGARA RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 7 
SOUTH FALLS 34 33 33 
LATITUDE | 45 00 
LONGITUDE 79 18 
SOUTH MUSKOKA RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 20 
STEWARTVILLE 48 46 47 
LATITUDE 45 25 
LONGITUDE 76 30 
MADAWASKA RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 93 
STINSON 18 16 17 
LATITUDE 46 31 
LONGITUDE 80 43 
WANAPITEI RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 
TRETHEWEY FALLS 11 10 1 
LATITUDE 44 59 
LONGITUDE 79 16 
SOUTH MUSKOKA RIVER 
AVERAGE ANNUAL PLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 19 
WAWAITIN 39 38 38 
LATITUDE 48 21 
LONGITUDE 81 30 
MATTAGAMI RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 30 
WELLS 65 59 64 
LATITUDE 46 20 
LONGITUDE 83 35 
MISSISSAGI RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 74 


= "5 Jit= 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM 
ANNEE ET TURBINE T/MN 
FABRICANTS 

1954 DEW RF 150 
1954 DEW RF 150 
1954 DEW RF 150 
1954 DEW RF 150 
1954 DEW RF 150 
1954 DEW RF 150 
1954 DEW RF 150 
1955 DEW RF 150 
1955 DEW RF 150 
1955 DEW BF 150 
1955 DEW RF 150 
1955 DEW RF 150 
1957 DEW RF 150 
1957 DEW RF 150 
1958 DEW RF 150 
1958 DEW RF 150 
1957 EE RPK 92 
1957 EE RPK 92 
1957 EE RPK 92 
1958 EE RPK 92 
1958 EE RPK 92 
1958 EE RPK 92 
1916 WH RF 720 
1925 WK RF 514 
1925 WK RF 514 
1948 CAC RF 164 
1948 CAC RF 164 
1948 CAC RF 164 
1969 CAC BF 129 
1969 CAC RF 129 
1925 AC RF 240 
1925 AC RF 240 
1929 MSI RP 25 
1912 SMS RF 375 
1912 SMS RF 375 
1913 SMS RF 375 
1918 SMS RF 375 
1970 DEW RPF AIS) 
1970 DEW RPF 113 


HEAD 


CHUTE 


33 
33 


17 
17 


11 


38 
38 
38 
38 


62 
62 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


78 
78 
78 
78 
78 
78 
78 
78 
78 
78 
78 
78 
78 
78 
78 
78 


34 
34 
34 
34 
34 
34 


NMNNH MH 


111 
111 


330 
330 
330 
330 
330 
330 
330 
330 
330 
330 
330 
330 
330 
330 
330 
330 


316 
316 
316 
316 
316 
316 


746 
641 
641 


888 
888 
888 
728 
728 


611 
611 


716 


574 
574 
984 
984 


900 
900 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1954 CGE 13800 76 475 
1954 CWES 13800 76 475 
1954 CGE 13800 76 475 
1954 CWES 13800 76 475 
1954 CGE 13800 76 475 
1954 CWES 13800 76 475 
1954 CGE 13800 76 475 
1955 CWES 13800 76 475 
1955 CGE 13800 76 475 
1955 CWES 13800 76 475 
1955 CGE 13800 76 475 
1955 CWES 13800 76 475 
1957 CGE 13800 76 475 
1957 CWES 13800 76 475 
1958 CGE 13800 76 475 
1958 CWES 13800 76 475 
1 223 600 
1957, CWES 13800 29 450 
1957 CWES 13800 29 450 
1957 CWES 13800 29 450 
1958 CWES 13800 29 450 
1958 CWES 13800 29 450 
1958 CWES 13800 29 450 
176 700 
1916 CGE 6600 635 
1925 BP 6600 1 600 
1925 BP 6600 1 600 
3835 
1948 CGE 13200 20 400 
1948 CGE 13200 20 400 
1948 CGE 13200 20 400 
1969 CGE 13800 45 900 
1969 CGE 13800 45 900 
153 000 
1925 CGE 2300 2 000 
nS25) CGE 2300 2 000 
4 000 
1929 SGE 6600 1 600 
1 600 
Siti CWES 12000 2 500 
1912 CWES 12000 2 500 
1913 CWES 12000 ah fs) 
1918 CWES 12000 30305 
11 750 
1970 CGE 13800 101 650 
1970 CGE 13800 101 650 
203 300 


NORMAL 


NORMALE 


14 


HYDRO 
OPERATING HEADS 
HAUTEUR DE CHUTE 
MAXIMUM MINIMUM 
MAXIMUM MINIMUM 
ce cece cece e Mec es cece cccce 
WHITEDOG FALLS 14 13 
LATITUDE 50 07 
LONGITUDE 94 52 


WINNIPEG RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN ~ 


ORILLIA WATER LIGHT & POWER COMM 


MATTHIAS 14 14 
LATITUDE 45 00 
LONGITUDE 79518 


MUSKOKA RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


MINDEN 22 19 
LATITUDE 44 56 

LONGITUDE 78 43 

GULL RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN —- 


SWIFT RAPIDS 15 14 
LATITUDE 44 51 
LONGITUDE 79: 30, 


SEVERN RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


OTTAWA HYDRO 


CHAUDIERE #2 13 12 
LATITUDE 45 25 
LONGITUDE 75 43 


OTTAWA RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


CHAUDIERE #4 12 11 
LATITUDE 45 25 
LONGITUDE 75 43 


OTTAWA RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


PARRY SOUND PUBLIC UTILITIES COMA 


PARRY SOUND u 6 
LATITUDE 45 22 
LONGITUDE 80 01 


SEQUIN BASIN 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


FETERBOROUGH UTILITIES COMM 


PETERBOROUGH 9 7 
LATITUDE 44 18 
LONGITUDE 78 19 


OTONABEE RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


452 


14 


16 


21 


14 


14 


35 


12 


71 


12 


92 


U/ 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM 
ANNEE ET TURBINE T/MN 
FABRICANTS 

1958 DEW RPF 106 
1958 DEW RPF 106 
1958 DEW RPF 106 
1950 SMS RPK 257 
1935 SMS RF 277 
1935 SMS RF 277 
1966 CAC RPK PRT 
1966 CAC RPK 277 
1979 BARB RPF 277 
1908 SMS RF 180 
1908 SMS RF 180 
1908 SMS RF 180 
1931 WH RF 163 
1931 WH RF 163 
1919 BO VG RF 200 
1919 BO VG RF 257 
1950 cviIc RF 150 
1950 JL RF 180 
1950 WH RF 180 


HEAD 


CHUTE 


15 
15 
15 


13 


20 
20 


14 


14 


12 
iz 
rz 


12 
12 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


27 453 
27 453 
27 453 


1 940 
1 940 


611 
611 
611 


NR ND 


1 716 
716 
1 716 


_ 


028 
028 


ee 


HYDRO 


SAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1958 CWES 13800 21 600 
1958 CWES 13800 21 600 
1958 CWES 13800 21 600 
64 800 
6 443 700 
1950 GE 2300 2 812 
PR ASS /?2 
1935 GE 2300 1 800 
USS}S) GE 2300 1 800 
3 600 
1966 CGE 2400 2 700 
1966 CGE 2400 2 700 
1978 CGE 2400 2 700 
8 100 
14 512 
1909 CWES 4000 1 462 
1909 CWES 4000 1 462 
1909 CWES 4000 1 462 
4 386 
1900 CGE 4000 3 960 
1900 CGE 4000 3 960 
7 920 
12 306 
1919 SGE 2300 420 
1919 CWES 2300 920 
1 340 
1 340 
1902 WEST 2240 1 200 
1905 CGE 2300 1 400 
1920 CGE 2300 1 500 
4 100 


4 100 


HYDRO 


OPERATING HEADS 


HAUTEUR DE CHUTE 


MAXIMUM MINIMUM NORMAL 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE 
cece ccc cece Merce ccc ccccce 
RENPREW HYDRO ELECTRIC COMM 
PLANT #1 12 10 11 
LATITUDE 45 30 
LONGITUDE 76 43 
BONNECHERE RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 8 
PLANT #2 12 12 12 
LATITUDE 45 30 
LONGITUDE 76 43 
BONNECHERE RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 8 
SPRUCE FALLS POWER & PAPER CO LTD 
KAPUSKASING HYDRO 10 8 9 
LATITUDE 49 30 
LONGITUDE 62a 25) 
KAPUSKASING RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 23 
SMOKY FALLS 36 32 35 
LATITUDE 50 03 
LONGITUDE 82 08 
MATTAGAMI RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 170 
ST LAWRENCE SEAWAY AUTHORITY 
WELLAND 57 49 56 
LATITUDE 43 09 
LONGITUDE Zh) “Uh 
WELLAND CANAL 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 5 
TRENT UNIVERSITY 
NASSAU 5 3 5 
LATITUDE 44 21 
LONGITUDE 78 18 
OTONABEE RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 34 
MANITOBA 
MANITOBA HYDRO 
GRAND RAPIDS 40 34 38 
LATITUDE 53 10 
LONGITUDE SORAG 
SASKATCHEWAN RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 595 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 
MANUFACTURER RUNNER RPM 
ANNEE ET TURBINE T/MN 
FABRICANTS 
1910 SMS RF 400 
1911 Sms RF 400 
1953 CB RF 400 
1927 CB RF 300 
1936 CB RF 300 
1923 DEW RF 180 
1928 AC RF 164 
1928 AC RF 164 
1928 AC RF 164 
1931 AC RF 164 
1932 SMS RF 360 
1932 SMS RF 360 
1932 SMS RF 360 
1902 WK RF 138 
1902 WK RF 138 
1926 VICK RF 120 
ONTARIO, TOTAL 
1965 JI RPK 112 
1965 JI RPK 112 
1965 JI RPK 112 
1968 CAC RPK 112 


HEAD 


CHUTE 


12 


12 


12 
12 


49 
49 
49 


37 
37 
37 
eli 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


13 
13 
13 
13 


Www 


111 
age 
111 
111 


448 
44g 
448 


336 
336 


865 


987 
987 
987 
987 


730 
730 
730 


522 
S22 
194 


900 
900 
900 
900 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
PABRICANTS 
KW 
1912 SGE 4160 270 
Ue 2 SGE 4160 270 
1954 EE 4160 480 
1 020 
1900 CGE 4160 580 
1900 CGE 4160 380 
960 
1 980 
1923 GE 2300 1 800 
1 800 
1928 GE 6600 13 200 
1928 GE 6600 13 200 
1928 GE 6600 13 200 
1931 GE 6600 13 200 
52 800 
54 600 
1932 CGE 6600 4 000 
1932 CGE 6600 4 000 
1932 CGE 6600 4 000 
12 000 
12 000 
1902 CGE 6600 360 
1902 CGE 6600 360 
1926 CGE 6600 1 500 
2h PeeAo) 
2 220 
7 131 238 
1965 CGE 13800 109 250 
1965 CGE 13800 109 250 
1965 CGE 13800 109 250 
1968 CGE 13800 109 250 
437 000 


HYDRO 
OPERATING HEADS 
HAUTEUR DE CHUTE 
MAXIMUM MINIMUM NORMAL 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE 
See eee re 
GREAT FALLS 18 15 18 
LATITUDE 50 27 
LONGITUDE 96 00 
WINNIPEG RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 850 
JENPEG 12 5 7 
LATITUDE 54 32 
LONGITUDE 98 02 
NELSON RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 1 841 
KELSEY 18 14 16 
LATITUDE 56 02 
LONGITUDE 96 32 
NELSON RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 76 PANE) 
KETTLE RAPIDS 34 7x4 32 
LATITUDE 56 23 
LONGITUDE 94 38 
NELSON RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 3 058 
LAURIE RIVER NO 1 17 15 17 
LATITUDE 56 14 
LONGITUDE 101 00 
LAURIE RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - au 
LAURIE RIVER NO 2 17 16 17 
LATITUDE 56 15 
LONGITUDE 101 07 
LAURIE RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 27 
LONG SPRUCE 27 22 24 
LATITUDE 56 24 
LONGITUDE 94 22 
NELSON RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 3 058 


Sours 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM 
ANNEE ET TURBINE T/MN 
FABRICANTS 

1923 DEW RPP 139 
1923 DEW RPF 139 
1926 DEW RPF 139 
1927 SMS RPF 139 
1928 DEW RPF 139 
1928 DEW RPF 139 
let) LAW RPK 62 
1978 LMW RPK 62 
1978 LAW RPK 62 
1978 LMW RPK 62 
1979 LAW RPK 62 
1979 LMW RPK 62 
1960 DEW RPF 103 
1960 DEW RPF 103 
1960 DEW RPF 103 
1960 DEW RPF 103 
1961 DEW RPF 103 
1969 DEW RPF 103 
U7 DEW RPF 103 
1970 DEW RPF 90 
1971 DEW RPF 90 
1971 DEW RPF 90 
1971 DEW RPF 90 
1972 DEW RPF 90 
1972 DEW RPF 90 
1973 DEW RPF 90 
1973 DEW RPF 90 
1973 DEW RPF 90 
1974 DEW RPF 90 
1974 DEW RPF 90 
1974 DEW RPF 90 
1952 AC RF 200 
1952 AC RF 200 
1958 JI RF 164 
1977 DEW RPF 82 
1977 DEW RPF 82 
1978 DEW RPF 82 
1978 DEW RPF 82 
1978 DEW RPF 82 
1978 DEW RPP 82 
1979 DEW RPF 82 
1979 DEW RPF 82 
1979 DEW RPF 82 
1979 DEW RPF 82 


HEAD 


CHUTE 


snNYNNY 


15 
15 
15 
15 
15 
15 
IS 


30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 


17 
17 


17 


CAPACITY 


CAPACITE 


100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 


126 
126 
126 
126 
126 
126 


304 
304 
304 
304 
304 
304 


332 
332 
332 
332 
332 
332 
332 


440 
440 
440 
440 
440 
440 
440 
440 
440 
440 
440 
440 


611 
611 


222 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1923 CGE 11000 22 000 
1923 CGE 11000 22 000 
1926 CGE 11000 22 000 
Ae! CGE 11000 22 000 
1928 CGE 11000 22 000 
1928 CGE 11000 22 000 
132 000 
1977 LAW 4200 31 000 
1978 LMW 4200 31 000 
1978 LAW 4200 31 000 
1978 LMW 4200 31 000 
1979 LAW 4200 31 000 
1979 LAW 4200 31 000 
186 000 
1960 CGE 13800 33 750 
1960 CGE 13800 33 750 
1960 CGE 13800 33 750 
1960 CGE 13800 33 750 
1961 CGE 13800 33 750 
1969 CGE 13800 33 750 
1972 CGE 13800 33 750 
236 250 
1970 MITS 13800 102 000 
1971 MITS 13800 102 000 
eA MITS 13800 102 000 
1971 MITS 13800 102 000 
UTZ MITS 13800 102 000 
1972 MITS 13800 102 000 
1973 MITS 13800 102 000 
1973 MITS 13800 102 000 
1973 MITS 13800 102 000 
1974 MITS 13800 102 000 
1974 MITS 13800 102 000 
1974 MITS 13800 102 000 
1 224 000 
1952 CGE 2300 2 475 
1952 CGE 2300 2 475 
4 950 
1958 CGE 2300 5 400 
5 400 
1977 CGE 13800 98 000 
1977 CGE 13800 98 000 
1978 CGE 13800 98 000 
1978 CGE 13800 98 000 
1978 CGE 13800 98 000 
1978 CGE 13800 98 000 
1979 CGE 13800 98 000 
1979 CGE 13800 98 000 
1979 CGE 13800 98 000 
1979 CGE 13800 98 000 


980 000 


57 - 


HYDRO 
OPERATING HEADS MAIN TURBINES 
HAUTEUR DE CHUTE TURBINES PRINCIPALES 
YEAR AND 
MAXIMUM MININUM NORMAL MANUFACTURER RUNNER RPM 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE ANNEE ET TURBINE T/MN 
FABRICANTS 
Seg: Sn Sis 
MC ARTHUR 8 6 iy 1954 DEW RPF 86 
1954 DEW RPF 86 
LATITUDE 50 24 1954 DEW RPF 86 
LONGITUDE 96 00 1954 DEW RPF 86 
WINNIPEG RIVER 1955 DEW RPF 86 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - CE) SEES DEW RPF 86 
1955 DEW RPF 86 
1955 DEW RPF 86 
PINE FALLS 12 9 11 1951 DEW RPF 95 
1951 DEW RPF 95 
LATITUDE 50 34 1952 DEW RPF 95 
LONGITUDE 96 11 1952 DEW RPF 95 
WINNIPEG RIVER 1952 DEW RPF 95 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 850 1952 DEW RPF 95 
SEVEN SISTERS 20 16 19 1931 AC RPF 138 
1931 DEW RPF 138 
LATITUDE 50 07 1931 SMS RPF 138 
LONGITUDE 96 02 1949 DEW RPF 129 
WINNIPEG RIVER 1950 DEW RPF 129 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 850 1952 DEW RPF 129 
WINNIPEG CITY OF 
POINTE DU BOIS 14 14 14 Coit BO VG RF 164 
1911 BO VG RF 164 
LATITUDE 50 18 1911 BO VG RF 164 
LONGITUDE 95: 33 1911 BOVG RF 164 
WINNIPEG RIVER 1911 BOVG RF 164 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 736 1914 WYSS RF 138 
1914 WYSS RF 138 
1914 WYSS RF 138 
1922 BO VG RF 150 
1922 BO VG RF 150 
1922 BO VG RF 150 
19:23 CviIc RF 150 
1923 cvic RF 150 
1923 cvic RF 150 
1925 BO VG RF 150 
1925 BO VG RF 150 
SLAVE FALLS 9 9 9 1931 DEW RPF 95 
1934 DEW RPF 95 
LATITUDE 50 13 1936 DEW RPF 95 
LONGITUDE 95535 1936 DEW RPF 95 
WINNIPEG RIVER 1946 DEW RPF 95 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 736 1946 DEW RPF 95 
1948 DEW RPF 95 
1948 DEW RPF 95 
MANITOBA, TOTAL 
SASKATCHEWAN 
ELDCRADO NUCLEAR LTD 
CHARLOT RIVER 24 28 26 1978 DEW RF 300 
1978 DEW RF 300 
LATITUDE aye) She/ 
LONGITUDE 109 08 


CHARLOT RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


HEAD 


CHUTE 


synnnyNNS 


11 
11 
11 
11 
11 
11 


19 
19 
19 
19 
19 
19 


WoWOWWWWOWW 


28 
28 


CAPACITY 


CAPACITE 


wa 
=z 


Syunnysnss 


Oonwnwn ow Ww On OF OW Ww Ww Ww Ww 


DmDDDDODOO 


5 
3) 


460 
460 
460 
460 
460 
460 
460 
460 


174 
174 
174 
174 
174 
174 


866 
866 
866 
866 
867 
867 


879 
879 
879 
879 
879 
073 
073 
073 
147 
147 
147 
446 
446 
446 
968 
968 


952 
952 
952 
952 
952 
952 
952 
952 


341 
341 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1954 CGE 6900 7 650 
1954 CGE 6900 7 650 
1954 CGE 6900 7 650 
1954 CGE 6900 7 650 
1955 CGE 6900 7 650 
1955 CGE 6900 7 650 
1955 CGE 6900 7 650 
1955 CGE 6900 7 650 
61 200 
1951 CGE 13800 13 950 
1951 CGE 13800 13 950 
1952 CGE 13800 13 950 
1952 CGE 13800 39/50 
1952 CGE 13800 13 950 
1952 CGE 13800 13-950 
83 700 
1931 CGE 11000 25 000 
1931 CGE 11000 25 000 
1931 CGE 11000 25 000 
1949 CGE 11000 25 000 
1950 CGE 11000 25 000 
1952 CGE 11000 25 000 
150 000 
3 500 500 
1911 VICK 6600 3 000 
1911 VICK 6600 3 000 
1911 VICK 6600 3 000 
1911 Vick 6600 3 000 
1911 VICK 6600 3 000 
1994 CWES 6600 4 000 
1914 CWES 6600 4 000 
1914 CWES 6600 4 000 
1922 CGE 6600 5 200 
1922 CGE 6600 5 200 
1922 CGE 6600 5 200 
(923 SGE 6600 5 200 
1923 SGE 6600 5 200 
923 SGE 6600 5 200 
1925 SGE 6600 5 200 
1925 SGE 6600 5 200 
68 600 
1931 SGE 6600 9 000 
1931 SGE 6600 9 000 
1936 SGE 6600 9 000 
1936 SGE 6600 9 000 
1946 CGE 6900 9 000 
1946 CGE 6900 9 000 
1948 CGE 6900 9 000 
1948 CGE 6900 9 000 
72 000 
140 600 
3 641 100 
1978 CGE 6900 57130 
1978 CGE 6900 5 130 
10 260 


HYDRO 


OPERATING HEADS 


HAUTEUR DE CHUTE 


MAXIMUM MINIMUM NORMAL 


MAXIMUM MINIMUM NORMALE 


ee cece ccc ee Mecee cece esces 


WATERLOO LAKE 20 20 20 


LATITUDE 59' 37 

LONGITUDE 108 58 

CHARLOT RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 42 


WELLINGTON LAKE 26 24 25 


aso} Sx 
109 O04 


LATITUDE 
LONGITUDE 
TAZIN RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 24 


SASKATCHEWAN POWER CORP 
COTEAU CREEK 54 44 53 


LATITUDE Bl Ay 
LONGITUDE 106 52 
SASKATCHEWAN RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 244 


ISLAND FALLS 18 igs Hd 
LATITUDE 5550 

LONGITUDE qO2e 23) 

CHURCHILL RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 701 


SQUAW RAPIDS 34 29 32 


LATITUDE 53 42 
LONGITUDE 103 20 
SASKATCHEWAN RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 476 


ALBERTA 


ALBERTA POWER LTD 


JASPER 152 152 152 
LATITUDE 52 48 

LONGITUDE 118 03 

ASTORIA RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN —- 1 


TRANSALTA UTILITIES CORP 
BARRIER 47 37 46 


LATITUDE 51 02 

LONGITUDE 115 02 

KANANASKIS RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 13 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 
MANUFACTURER RUNNER RPM 
ANNEE ET TURBINE T/MN 
FABRICANTS 
1961 AC RPK 225 
c939) AC RF 300 
1959 AC RF 300 
1968 EE RF 129 
1968 EE RF 129 
1968 EE RF 129 
1928 IPM RPF 400 
1928 IPM RPF 400 
1930 DEW RPF 164 
1930 DEW REF 164 
1930 DEW RPF 164 
1937 DEW RPF 150 
1939 DEW RPF 150 
1948 DEW RPF 150 
1959 DEW RPF 150 
1963 JOHN RF 120 
1963 JOHN RF 120 
1963 JOHN RF 120 
1963 JOHN RF 120 
1964 JOHN RF 120 
1964 JOHN RF 120 
1966 AC RF 120 
1967 AC RF 120 
SASKATCHEWAN, TOTAL 
1949 PWW IP 450 
1956 JL RF 1200 
1947 DEW RF 225 


HEAD 


CHUTE 


19 


Zh 
21 


DS) 


53 


152 
159 


41 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


7 460 


2 238 
22393 


62 664 


62 664 


9372 

932 
12 309 
12 309 
12 «309 
14 174 
14 174 
14 °=174 
14 174 


34 316 
34 316 
34 316 
34 316 
34 316 
34 316 
39eSon 
SC) 3'351 


450 
925 


10 071 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1961 WEST 6900 7 500 
7 500 
1939 CGE 2300 2 400 
1959 CGE 2300 2 400 
4 800 
22 560 
1968 WEST 14000 55 980 
1968 WEST 14000 55 980 
1968 WEST 14000 55 980 
167 940 
1928 GE 600 800 
1928 GE 600 800 
1930 GE 6600 10 800 
1930 GE 6600 10 800 
1930 GE 6600 10 800 
1937 GE 6600 18 000 
1939 GE 6600 18 000 
1948 GE 6600 18 000 
(959 GE 6600 17 100 
105 100 
1963 EE 14400 33 750 
1963 EE 14400 Sey 7/510) 
1963 EE 14400 330750 
1963 EE 14400 SEN 1Mai0) 
1964 EE 14400 33,750 
1964 EE 14400 330150 
1966 WEST 14400 38 700 
1967 WEST 14400 38 700 
279 900 
552 940 
575 500 
1949 CGE 6600 450 
1956 CGE 2400 950 
1 400 
1 400 
1947 CWES 13200 9 560 
9 560 


HAUTEUR DE CHUTE 


HEADS 


MINIMUM 


MINIMUM 


NORMAL 


NORMALE 


ee eee rere e Meee c cece cece 


HYDRO 
OPERATING 
MAXIMUM 
MAXIMUM 

BEARSPAW 15 

LATITUDE 51 08 

LONGITUDE 114 18 

BOW RIVER 

AVERAGE ANNUAL FPLOW-DEBIT ANNUEL 

BIGHORN 91 

LATITUDE 52 18 

LONGITUDE 116 19 

NORTH SASKATCHEWAN R 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 

BRAZEAU 121 

LATITUDE 52 54 

LONGITUDE AmtSs 15) 

BRAZEAU RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 

CASCADE 105 

LATITUDE Sally 13. 

LONGITUDE 115 30 


CASCADE CANAL 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 
GHOST % 34 
LATITUDE Si) 13, 

LONGITUDE 114 42 

BOW RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 
HORS ESHOE 22 
LATITUDE 51 07 

LONGITUDE 115 01 

BOW RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 
INTERLAKES 39 
LATITUDE 50 38 

LONGITUDE 115 08 


UPPER KANANASKIS L 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 
KANANASKIS 23 
LATITUDE 51 06 

LONGITUDE 115 04 

BOW RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 
OUTLET WORKS 6 
LATITUDE 52 58 

LONGITUDE 115 36 


BRAZEAU RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 
POCATERRA 67 
LATITUDE 50 45 

LONGITUDE 115 07 


KANANASKIS RIVER : 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


14 


MOYEN 


52 


MOYEN 


119 


MOYEN 


39 


MOYEN 


23 


MOYEN 


21 


MOYEN 


19 


MOYEN 


21 


MOYEN 


MOYEN 


50 


MOYEN 


15 


82 


75) 


79 


120 


By 


104 


32 


83 


22 


U7 


27 


22 


72 


52 


64 


=) 59n= 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM 
ANNEE ET TURBINE T/MN 
FABRICANTS 

1954 KMW RPK 129 
1972 DEW RF 180 
1972 DEW RF 180 
1965 DEW RF 164 
1967 DEW RF 150 
1942 DEW RF 300 
19/57 DEW RF 300 
1929 DEW RF 150 
1929 DEW RF 150 
1954 EE RF 150 
1953 KMW RF 300 
1954 DEW RF 225 
1955 KMW RF 300 
19/55 DEW RF 225 
1955 CAC RF 257 
1913 CAC RF 163 
1913 CAC RF 163 
1951 DEW RPF 225 
1965 DEW RPK 150 
1967 DEW RPK 150 
1955 CAC RF 240 


HEAD 


CHUTE 


15 


73) 
75 


118 
118 


98 
98 


32 
32 
28 


22 
Zz 
22 
22 


30 


21 


ot 


56 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


15 479 


55 950 
55 950 


156 660 
186 500 


17 158 
17 (158 


13 428 
13 428 
22 380 


491 
595 
491 
595 


mw nw 


5 147 


476 
476 
952 


are 


9 586 
9 586 


13 726 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1954 CWES 13800 15 300 
15 300 
1972 EE 13800 59 000 
1972 EE 13800 59 000 
118 000 
1965 CWES 13800 144 000 
1967 CWES 13800 161 500 
305 500 
1942 CWES 13200 17 000 
19:57 CWES 13200 17 000 
34 000 
1929 CWES 13200 12 750 
1929 CWES 13200 12 750 
1954 CWES 13200 21 150 
46 650 
1911 CGE 12000 38375, 
1911 CGE 12000 5 625 
1914 CGE 12000 3375 
1911 CGE 12000 5 625 
18 000 
4955 CWES 4160 5 040 
5 040 
ons SGE 12000 3 400 
1943 SGE 12000 3 400 
1951 CWES 12000 9 560 
16 360 
1965 CWES 13200 9 720 
1967 CWES 13200 9 720 
19 440 
1955 CWES 13800 13 500 
13 500 


HYDRO 
OPERATING HEADS 
HAUTEUR DE CHUTE 
MAXIMUM MINIMUM NORMAL 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE 
sec c cece eee Mecee cc ccceces 
RUNDLE 98 96 97 
LATITUDE 51 05 


LONGITUDE 115522 
SPRAY RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 11 
SPRAY 276 274 275 
LATITUDE 51 04 


LONGITUDE 115 24 
SPBAY RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 11 
THREE SISTERS 18 7 14 
LATITUDE 51 00 


LONGITUDE a5.923) 
SPRAY RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 11 


BRITISH COLUMBIA ~ COLOMBIE-BRITANNIQUE 


ALCAN SMELTERS & CHEMICALS LTD 

KEMANO 789 785 788 
LATITUDE 53 34 

LONGITUDE 127 56 


NECHAKO RESERVOIR 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 27) 


BRITISH COLUMBIA HYDRO & POWER AUTH 


ABERFELDIE 85 82 84 
LATITUDE 49 38 

LONGITUDE 115 17 

BULL RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - Sit 
ALOUETTE 52 34 Qu 
LATITUDE 49 23 


LONGITUDE 122 18 
ALOUETTE LAKE 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 14 
ASH RIVER 253 233 248 
LATITUDE 49 24 

LONGITUDE 25505 

ASH RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 11 
BRIDGE RIVER #1 411 366 4o4 
LATITUDE 50 43 


LONGITUDE 122 14 
BRIDGE RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 39 


- 60 = 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER 
ANNEE ET TURBINE 
FABRICANTS 

1951 DEW RP 

1960 DEW RF 

1951 DEW RP 

1960 DEW RF 

1951 DEW RPF 


ALBERTA, TOTAL 


1954 CAC £P 
1954 PWW IP 
1954 DEW IP 
1956 PWW IP 
1956 DEW IP 
1957 PWW IP 
1958 DEW IP 
1967 DEW IP 
1922 SMS RF 
1922 SMS RF 
1928 EE RF 
1959) RF 
1948 viw IP 
1949 VIW ee, 
1949 VIW IP 
1954 VIW ie 


RPM 


T/AN 


300 
300 


450 
450 


277 


B27) 
327 
327 
BZ 
327 
327 
327 
327 


600 
600 


200 


514 


300 
300 
300 
300 


HEAD 


CHUTE 


97 
97 


267 
267 


15 


762 
762 
762 
762 
762 
762 
762 
762 


84 
84 


38 


224 


384 
384 
384 
384 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


17 
29 


46 
46 


111 
111 
111 
hig 
Uta 
111 
111 
ual 


26 


51 
51 
51 
oa 


158 
840 


252 
252 


686 


900 
900 
900 
900 
900 
900 
900 
900 


W733 
723 


325 


110 


474 
474 
474 
474 


HYDRO 


MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1951 CWES 13200 17 000 
1960 CWES 13200 29 750 
46 750 


1951 CWES 13200 40 400 


1960 CWES 13200 40 400 
80 800 

1959 CWES 6900 3 400 
3 400 

732 300 

733 700 

1954 CGE 13800 97 600 
1954 CWES 13800 97 600 
1954 EE 13800 97 600 
1956 CWES 13800 105 600 
1956 CGE 13800 97 600 
1957 EE 13800 105 600 


1958 CGE 13800 105 600 
1967 CWES 13800 105 600 


812 800 

812 800 

1922 CWES 2200 2 500 
1922 CWES 2200 2 500 
5 000 

1928 EE 6825 8 000 
8 000 

1959 WEST 13800 25 200 
25 200 

1948 CWES 13800 45 000 
1949 CWES 13800 45 000 
1949 CWES 13800 45 000 


1954 CWES 13800 45 000 


180 000 


HYDRO 


BRIDGE RIVER #2 


LATITUDE 50 43 
LONGITUDE 122 14 
BRIDGE RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW- 
CHEAKAMUS 

LATITUDE 49 55 
LONGITUDE 123 18 


CHEAKAMUS RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW- 


CLAYTON FALLS 


LATITUDE Zaz 
LONGITUDE 126 48 
CLAYTON CREEK 


AVERAGE ANNUAL FLOW- 


CLOW HOM 
LATITUDE 49 43 
LONGITUDE UPS) 27 


CLOWHOM RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW- 


ELKO PLANT 
LATITUDE 49 18 
LONGITUDE 115 04 
ELK RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW- 


FALLS RIVER 


LATITUDE 
LONGITUDE 
FALLS RIVER 


54 00 
129 44 


AVERAGE ANNUAL FLOW- 


GORDON M SHRUM 


LATITUDE 
LONGITUDE 
PEACE RIVER 


33) BS) 
122 07 


AVERAGE ANNUAL FLOW- 


JOHN HART 
LATITUDE 50105 
LONGITUDE 125 20 


CAMPBELL RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW- 


JORDAN RIVER 


LATITUDE 
LONGITUDE 
JORDAN RIVER 


48 25 
124 03 


AVERAGE ANNUAL FLOW- 


OPERATING HEADS 


HAUTEUR DE CHUTE 


MAXIMUM MINIMUM NORMAL 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE 
cece ecee ee Mewes cece cece 
413 367 405 
DEBIT ANNUEL MOYEN - 34 
341 326 338 
DEBIT ANNUEL MOYEN - 29 
76 UB} 74 
DEBIT ANNUEL MOYEN - 1 
55 39 50 
DEBIT ANNUEL MOYEN - 32 
63 60 61 
DEBIT ANNUEL MOYEN - 58 
64 57 63 
DEBIT ANNUEL MOYEN - 4 
168 136 162 
DEBIT ANNUEL MOYEN - 1 076 
125 122 123 
DEBIT ANNUEL MOYEN - 91 
340 323 334 
DEBIT ANNUEL MOYEN - 11 


= 616= 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM 
ANNEE ET TURBINE T/MN 
FABRICANTS 

1959. VEW IP 300 
1959 VEW IP 300 
1960 -NEYC IP 300 
1960 NEYC IP 300 
1957 viIW RF 400 
1957 ViW RF 400 
1961 GGG RF 900 
1958 VIW RF 120 
1924 DEW RF 360 
1924 DEW RF 360 
1930 DEW RF 450 
1960 DEW RF 600 
1968 MITLI RF 150 
1968 MITI RF 150 
1968 BEM E RF 150 
1969 MITI RF 150 
1969 MITI RF 150 
1971 TOBA RF 150 
1972 TOBA RF 150 
1972 TOBA RF 150 
1974 FUJI RF 150 
1980 FUJI RF 150 
1948 DEW RF 327 
1949 DEW RF 327 
1949 DEW RF 327 
1949 DEW RF B27 
1953 DEW RF S20) 
953 DEW RF 327 
ton RF Prey) 


HEAD 


CHUTE 


291 
Zon 


73 


44 


58 
58 


76 
76 


152 
152 
152 
152 
hSi2 
D2 
152 
152 
152 
152 


119 
119 
119 
119 
119 
119 


265 


CAPACITY 


= 


CAPACITE 


KW 


64 
61 
61 
61 


70 
70 


29 


231 
231 
231 
231 
231 
231 
231 
231 
279 
279 


20 
20 
20 
20 
20 
20 


162 


172 
172 
172 
172 


870 
870 


783 


840 


595 
595 


476 
476 


260 
260 
260 
260 
260 
260 
260 
260 
750 
750 


888 
888 
888 
888 
888 
888 


628 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1959 CWES 13800 62 000 
1959 CWES 13800 62 000 
1960 CWES 13800 62 000 
1960 CWES 13800 62 000 
248 000 
1957 CWES 13800 70 000 
1957 CWES 13800 70 000 
140 000 
1961 CGE 2400 702 
702 
1958 CWES 13800 30 000 
30 000 
1924 GE 6600 4 800 
1924 GE 6600 4 800 
9 600 
1930 EE 6600 4 800 
1960 CWES 6600 4 800 
9 600 
1968 CGE 13800 227 000 
1968 CGE 13800 227 000 
1968 CGE 13800 227 000 
1969 CGE 13800 227 000 
1969 CGE 13800 227 000 
1971 TOBA 13800 227 000 
1972 TOBA 13800 227 000 
1972 TOBA 13800 227 000 
1974 FUJI 13800 300 000 
1980 FUJI 13800 300 000 
2 416 000 
1948 WEST 13800 20 000 
1949 WEST 13800 20 000 
1949 WEST 13800 20 000 
1949 WEST 13800 20 000 
1953 WEST 13800 20 000 
1953 WEST 13800 20 000 
120 000 
1971 MITI 13800 150 000 
150 000 


HYDRO 


KOOTENAY CANAL 


LATITUDE 49 27 
LONGITUDE 117 30 
KOOTENAY RIVER 


OPERATING HEADS 


HAUTEUR DE CHUTE 


MAXIMUM 


MAXIMUM 


NORMAL 


NORMALE 


MINIMUM 


MINIMUM 


ee cc cece cee Mecesccccccees 


82 78 80 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 782 


LA JOIE 


50 48 
12252 


LATITUDE 
LONGITUDE 
DCUNTON LAKE 


78 43 61 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 20 


LADORE FALLS 


LATITUDE 50 02 
LONGITUDE 1257.23 
CAMPBELL RIVER 


38 23 sii 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 103 


LAKE BUNTZEN #1 


49 23 
422552 


LATITUDE 
LONGITUDE 
LAKE BUNTZEN 


126 121 123 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 19 


LAKE BUNTZEN #2 


49 22 
IAA XS} 


LATITUDE 
LONGITUDE 
LAKE BUNTZEN 


i119, 116 119 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 21 


MICA 


LATITUDE 52 05 
LONGITUDE 118 34 
COLUMBIA RIVER 


184 137 153 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - S72 


PEACE CANYON 


55 56 
122 00 


LATITUDE 
LONGITUDE 
HUDSON HOPE 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


PUNTLEDGE 


LATITUDE 49 41 
LONGITUDE 125 02 
PUNTLEDGE RIVER 


43 38 40 


1 076 


109 107 107 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - Zo 


RUSKIN 


49 12 
22525) 


LATITUDE 
LONGITUDE 
HAYWARD LAKE 


41 29 40 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 118 


SETON 


LATITUDE 
LONGITUDE 
SETON CREEK 


50 41 
121 56 


51 39 45 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 74 


=) 62¢= 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 

MANUPACTURER RUNNER RPM 
ANNEE ET TURBINE T/MN 
FABRICANTS 

1975 MITI RF 129 
1975 MITI RF 129 
1976 MITI RF 129 
1976 MITI RF 129 
pelon/ CAC RP 200 
1956 DEW RF 138 
1957 DEW RF 138 
1951 viIW RF 240 
1913 PD EP 200 
1914 PD 1m) 200 
1919 PD IP 200 
1976 HITA RF 129 
1976 HITA RF 129 
1976 LAW RF 129 
1977 LMW RF 129 
1980 LNW RF 67 
1980 LAW RF 67 
1980 LAW RF 67 
1980 LMW RF 67 
1955 AC BF exalt) 
1930 DEW RF 120 
1938 DEW RF 120 
1950 DEW RF 120 
1956 CAC RF 120 


HEAD 


CHUTE 


75 
75 
75 
75 


54 


a7 
37 


116 


116 
116 
116 


171 
171 


104 


37 
Ny 
37 


45 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


127 
127 
127 
127 


22 


26 
26 


52 


10 


10 


443 
443 
443 
443 


179 
179 
179 
179 


26 


35 
35 
35 


43 


566 
566 
566 
566 


380 


110 
110 


220 


071 


071 


870 
870 


040 
040 


062 
062 
062 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1975 CGE 13800 132 300 
1975 CGE 13800 132 300 
1976 CGE 13800 132 300 
1976 CGE 13800 132 300 
529 200 
19:57 GE 13800 22 000 
22 000 
1956 GE 13800 27 000 
Weey/ GE 13800 27 000 
54 000 
1951 CWES 13800 50 000 
50 000 
49/3 DK 2200 8 900 
1914 DK 2200 8 900 
1914 DK 2200 8 900 
26 700 
1976 CGE 16000 434 000 
1976 CGE 16000 434 000 
1976 CGE 16000 434 000 
1977 CGE 16000 434 000 
1 736 000 
1980 MITI 13800 175 000 
1980 MITI 13800 175 000 
1980 MITI 13800 175 000 
1980 MITI 13800 175 000 
700 000 
1955 WEST 13800 27 000 
27 000 
1930 CWES 13800 35 200 
1938 CWES 13800 35 200 
1950 CWES 13800 35 200 
105 600 
1956 CWES 13800 42 000 
42 000 


- 63 - 


HYDRO HYDRO 
OPERATING HEADS MAIN TURBINES MAIN GENERATORS 
HAUTEUR DE CHUTE TURBINES PRINCIPALES GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND YEAR AND 
MAXIMUM MINIMUM NORMAL MANUFACTURER RUNNER RPM HEAD CAPACITY MANUFACTORER VOLTS CAPACITY 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE ANNEE ET TURBINE T/MN CHUTE CAPACITE ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS FABRICANTS 
ee cc ccc cc ee Me cee ccc cccccs M KW KW 
SEVEN MILE 66 50 58 1979 MITI RF 95 58 177 548 1979 HITA 13800 202 500 
1980 MITI RF 95 58 177 548 1980 HITA 13800 202 500 
LATITUDE 49 01 1980 MITI RF 95 58 177 548 1980 HITA 13800 202 500 
LONGITUDE a7 32 
PEND D OREILLE RIVER 607 500 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 673 
SHAWATLANS 74 69 Us: 1955 EE RP 600 66 1 596 1955 EE 4160 1 320 
LATITUDE 54 24 1 320 
LONGITUDE 130 12 
027 
AVERAGE ANNUAL FLOW<DEBIT ANNUEL MOYEN - 2 
SHUSWAP FALLS 30 24 26 1929 AC RF 200 22 Zo35 1929 WEST 2300 2 400 
1942 AC RF 257 25) 2 984 1942 CGE 2300 2 800 
LATITUDE 50 15 
LONGITUDE wu Sh) 5 200 
SHUSWAP RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 28 
SPILLIMACHEEN 70 66 68 1955 viw RF 600 63 895 1955 WEST 4160 900 
1955 VIW RF 600 63 895 1955 WEST 4160 900 
LATITUDE 50 54 1955 EE RF 600 63 2 238 WORE EE 4160 2 200 
LONGITUDE dil6e25 
SPILLIMACHEEN RIVER 4 000 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 3 
STAVE FALLS 40 2S) 35 1912 WYSS RF 225 34 9 698 1912 CGE 4400 10 500 
1912 WYSS RF 225 34 9 698 1912 CGE 4400 10 500 
LATITUDE 49 14 1916 WYSS RF 225 34 9 698 1916 CGE 4400 10 500 
LONGITUDE 122 21 1922 WYSS RF 225 34 9 698 US eA CGE 4400 10 500 
STAVE LAKE m925 CAC RF 225 34 ti i90 1925 CGE 4400 10 500 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 125 
52 500 
STRATHCONA 46 23 43 1958 AC RF 138 43 S332 1958 WEST 13800 S18} 7/50 
1968 TOBA RF 139 43 31) 332 1968 CGE 13800 33) 750 
LATITUDE 50 00 
LONGITUDE 125 34 67 500 
CAMPBELL RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 65 
WAHLEACH 620 600 614 1952 VIW DP: 360 573 61 172 1952 CGE 13800 60 000 
LATITUDE 49 14 60 000 
LONGITUDE 121 44 
WAHLEACH LAKE 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN =- 6 
WALTER HARDMAN 250 247 250 1960 GGG EP 600 235 4 327 1960 CGE 4330 4 000 
1965 GGG IP 600 235 R327 1965 CGE 4330 4 000 
LATITUDE 50 49 
LONGITUDE 118 03 8 000 
CRANBERRY CREEK 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 2 
WHATSHAN 206 195 203 1972 FUJL RF 327 168 55 204 1972 HITA 13800 50 000 
LATITUDE 50 00 50 000 
LONGITUDE 118 05 
WHATSHAN LAKE 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 9 
7 490 622 
COMINCO LTD 
BRILLIANT 28 23 27 1944 DEW RF 100 2a 27 602 1944 CWES 13200 27 200 
1944 DEW RF 100 2a 27 602 1944 CWES 13200 27 200 
LATITUDE 49 20 1949 DEW RF 100 27 27 602 1949 CWES 13200 27 200 
LONGITUDE abe? -Ese/ 1968 DEW RF 100 27 27 602 1968 CWES 13200 27 200 


KOOTENAY RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 340 108 800 


NORMAL 


NORMALE 


63 


HYDRO 
OPERATING HEADS 
HAUTEUR DE CHUTE 
MAXIMUM MINIMUM 
MAXIMUM MINIMUM 
eee e cece Mec ec cece ccces 
WANETA 64 52 
LATITUDE 49 00 
LONGITUDE 117 37 


PEND D OREILLE BIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


COPPER BEACH ESTATES LTD 

BEACH 559 555 
LATITUDE 49 38 

LONGITUDE 123: 13 


BRITANNIA CREEK 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


MACMILLAN BLOEDEL LTD 


POWELL RIVER 54 44 
LATITUDE 49 54 
LONGITUDE 124 33 


POWELL LAKE 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


STILLWATER 134 107 
LATITUDE 49 46 

LONGITUDE 124 16 

LOIS LAKE 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


NELSON CITY OF 


CITY OF NELSON 23 20 
LATITUDE 49 30 
LONGITUDE 11730 


KOOTENAY RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


CCEAN FALLS CORP 


OCEAN FALLS 46 34 
LATITUDE B22 

LONGITUDE 127 41 

LINK LAKE 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN —- 


WEST KOOTENAY POWER & LIGHT CO LTD 


CORRA LINN 18 13 
LATITUDE 49 28 
LONGITUDE Uti 28 


KOOTENAY RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


LOWER BONNINGTON 20 16 
LATITUDE 49 28 
LONGITUDE 117-28 


KOOTENAY RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


LOWER BONNINGTON 20 16 
LATITUDE 49 28 
LONGITUDE nt? 30 


KOOTENAY RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


538 


BE) 


20 


51 


98 


27 


21 


40 


41 


7272 


16 


PANY | 


20 


297 


20 


255 


a Lee 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPA 
ANNEE ET TURBINE T/MN 
FABRICANTS 

1954 DEW RF 120 
1954 DEW RF 120 
1963 DEW RF 120 
1966 CAC RF 120 
1916 PWW 12 720 
1917 PWW EP 720 
1911 PIW RF 375 
1911 AC RF 375 
1911 AC RF BS) 
1926 DEW RF 250 
1976 AC RF 200 
1930 DEW RF 333 
1948 DEW RF 833 
1929 CAC RF 240 
1948 CAC RF 164 
T9A7 PWW RF 225 
TOG? PWW RF 225 
1923 PWW RF 400 
1932 PWW RF 360 
1932 DEW RF 86 
1932 DEW RF 86 
1932 DEW RF 86 
1925 CAC RF 100 
1926 CAC RF 100 
us7A MITI RF 100 
1925 CAC RF 100 
1926 CAC RF 100 
AS MI TI RF 100 


HEAD 


CHUTE 


559 
232 


116 


21 
21 


16 
16 
16 


21 
24 
20 


21 


20 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


89 
89 
96 
96 


MONN LO 


be 


18 
18 


2 
5 


fFao 


14 
14 
15 


14 
14 
15 


520 
520 
980 
980 


WOT 
797 


686 
499 
499 
071 
513 


650 
650 


238 
035 


567 
567 
700 
700 


174 
174 
174 


920 
920 
293 


920 
920 
293 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
PABRICANTS 
KW 
1954 CWES 13800 72 000 
1954 CWES 13800 72 000 
1963 CWES 13800 72 000 
1966 CGE 13800 76 500 
292 500 
401 300 
1916 CWES 6600 2 000 
9 17; CWES 6600 2 000 
4 000 
4 000 
1911 CGE 2300 3 000 
1911 CGE 2300 2 240 
1954 CGE 2300 2 240 
1926 CGE 2300 9 600 
1976 CGE 6900 25 500 
42 580 
1930 CGE 6600 14 400 
1948 CGE 6600 14 400 
28 800 
71 380 
19729 CGE 12000 2 385 
1948 CGE 12000 5 400 
fh tASKS) 
7 785 
aS? CGE 2300 1 900 
1917 CGE 2300 1 900 
1918 CGE 2300 4 200 
1923 CGE 2300 4 200 
12 200 
12 200 
1932 CGE 7200 13 500 
1932 CGE 7200 13 500 
1932 CGE 7200 13 500 
40 500 
1925 CGE 7200 15 750 
1925 CGE 7200 ash 7/EX8) 
1926 CGE 7200 15 750 
40 500 
1925 CGE 7200 15 750 
ug25 CGE 7200 15: 750 
1926 CGE 7200 415. 750 
47 250 


HYDRO 
OPERATING HEADS 
HAUTEUR DE CHUTE 
MAXIMUM MINIMUM NORMAL 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE 
ee cc cc ccc ce Mecce ccc cccccs 
SOUTH SLOGAN 23 21 21 
LATITUDE 49 28 
LONGITUDE 117 31 
KOOTENAY RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 23 
UPPER BONNINGTON 21 18 21 
LATITUDE 49 28 
LONGITUDE 117 30 
KOOTENAY RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 297 
WESTERN FOREST PRODUCTS LTD 
PORT ALICE 145 137 142 
LATITUDE 50 23 
LONGITUDE Patel 743) 
VICTORIA LAKE 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 23 
WOODFIBRE 310 268 282 
LATITUDE 49 4O 
LONGITUDE 123 20 
HENRIETTA LAKE 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 1 
WESTMIN RESOURCES LTD 
TENNANT LAKE 625 608 622 
LATITUDE 49 34 
LONGITUDE 125) 37 
TENNANT LAKE 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 
YUKON 
NORTHERN CANADA POWER COMM 
AISHIHIK 180 180 180 
LATITUDE 63731 
LONGITUDE 135 50 
AISHIHIK RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 8 
MAYO RIVER 37 35 36 
LATITUDE 63 31 
LONGITUDE 135 50 
MAYO RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 13 
WHITE HORSE RAPIDS WN) 17 18 
LATITUDE 60 42 
LONGITUDE 1355.03 
YUKON RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 89 


= 65e= 


HYDRO 
MAIN TURBINES MAIN GENERATORS 
TURBINES PRINCIPALES GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND YEAR AND 
MANUFACTURER RUNNER RPM HEAD CAPACITY MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET TURBINE T/MN CHUTE CAPACITE ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS FABRICANTS 
M KW KW 
1928 CAC RF 100 21 18 650 1928 CGE 7200 1oe750 
1928 CAC RF 100 7a) 18 650 1928 CGE 7200 155750 
1929 CAC RF 100 21 18 650 1929 CGE 7200 15 750 
47 250 
1907 IPM RF 180 21 5 968 1907 CGE 2300 5 063 
1907 IPM RF 180 21 5 968 1907 CGE 2300 5 062 
1914 CAC RF 180 754 6 714 1914 CGE 2300 6 750 
1916 CAC RF 180 21 6 714 1916 CGE 2300 6 750 
1940 Cac. RF 100 21 19 396 1940 CWES 7200 T5575 0 
1940 CAC RF 100 21 19 396 1940 CWES 7200 159750 
Dot 25 
190 125 
1953 cviIc RF 900 130 2387 1953 ELLI 6900 2 000 
2 000 
1947 PWW IP 514 280 Pex} 1947 CWES 4160 2 587 
ZnO OF 
4 587 
1966 GGG IP 900 625 3357 1966 GE 4160 3 060 
3 060 
3 060 
BRITISH COLUMBIA - TOTAL - COLOMBIE-BRITANNIQUE SE 9978859 
1975 DEW RF 720 180 15) 293) 1975 CGE 13800 16 000 
1975 DEW KF 720 180 158 293 1975 CGE 13800 16 000 
32 000 
1952 DEW RF 450 34 2 238 1952 CGE 6900 2 550 
1958 GGG RF 450 34 2> 614 1958 CGE 6900 2° 550 
e800 
1958 KMW kPK 300 19 Gy lhehey 1958 CWES 6900 55695. 
1958 KMW RPK 300 19 sy -Gyeks) 1958 CWES 6900 5 695 
1969 AC RPK 200 18 8 206 1969 CGE 6900 8 000 
19 390 


56 490 


HYDRO 


OPERATING HEADS 


HAUTEUR DE CHUTE 


MAXIMUM MINIMUM NORMAL 


MAXIMUM MINIMUM NORMALE 


se ce cece cee Mec cc ccc ccccce 


YUKON HYDRO CO LTD 
MC INTYRE CREEK 91 91 91 
LATITUDE 60 44 


LONGITUDE 135 06 
MC INTYRE CREEK 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 1 
PORTER CREEK 130 130 130 
LATITUDE 60 44 


LONGITUDE 135. O77, 
PORTER CREEK 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN ~ 1 


NORTHWEST TERRITORIES - TERRITOIRES DU NORD-OUEST 


we a aw a a a a a ee oo eo oe = ee 


COMINCO LTD 

YELLOWKNIFE 33 30 33 
LATITUDE 62 40 

LONGITUDE 114 15 


YELLOWKNIFE RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 13 


NORTHERN CANADA POWER COMM 
SNARE FALLS 20 17 19 
LATITUDE 63 41 


LONGITUDE 115 56 
SNARE RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 28 
SNARE FORKS 16 14 15 
LATITUDE 63 41 

LONGITUDE 115 56 

SNARE RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 

SNARE RAPIDS 20 18 19 
LATITUDE 63 24 

LONGITUDE 116 15 

SNARE RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - ae) 
TWIN GORGES 31 29 30 
LATITUDE 60 25 

LONGITUDE Tit =23 

TALTSON RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 170 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCIPALES 


HYDRO 


MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM HEAD CAPACITY MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET TURBINE T/UN CHUTE CAPACITE ANNEE ET VOLTS CAPACITE 

FABRICANTS FABRICANTS 

M KW KW 

1955 GGG RF 1200 61 597 1955 WEST 2300 650 
650 
1949 PWW oP: 250 128 298 1949 GE 2300 300 
1952 GGG IP 720 122 701 1952 WEST 2300 700 
1 000 
1 650 
YUKON, TOTAL 58 140 
1941 AC RF 360 34 3 506 1941 WEST 2300 3 360 
3 360 
3 360 
1960 AC RPK 225 19 6 863 1960 CGE 6900 7 000 
7 000 
1976 AC RF 130 15 Ut UdsE 1976 CGE 6900 8 000 
8 000 
1948 SMS RF 128 17 6229 1948 CGE 6900 7 000 
7 000 
1965 DEW RF 150 30 18 650 1965 CWES 6900 18 000 
1976 OS SB RF 211 27 15015 1976 BBC 4160 1 000 
1976 OS SB RF 211 27 1 015 1976 BBC 4160 1 000 
1976 OSSB RF 211 27 1 005 1976 BBC 4160 1 000 
1976 OSSB RF 211 27 1 075 1976 BBC 4160 1 000 
22 000 
44 000 
NORTHWEST TERRITORIES - TOTAL - TERRITOIRES DU NORD-OUEST 47 360 
CANADA, TOTAL 50 007 395 


Steam Thermiques a vapeur 


STEAM 
BOILERS 
CHAUDIERES 


YEAR AND 


MANUFACTURER 


ANNEE ET 
FABRICANTS 


NEWFOUNDLAND —- TERRE-NEUVE 


ABITIBI-PRICE INC 


GRAND FALLS 1931 FW 

1931 FW 
LATITUDE 48 56 1931 FW 
LONGITUDE 55 40 1957 FW 


PRINCIPAL FUEL - HEAVY FUEL OIL 


BOWATER NEWFOUNDLAND LTD 


CORNER BROOK 1956 FW 
LATITUDE 48 57 
LONGITUDE STS 


PRINCIPAL FUEL - PLANT ON STANDBY 


NEWFOUNDLAND & LABRADOR HYDRO 


HOLY ROOD 1970 CE 

1971 CE 
LATITUDE 47 27 1979 BW 
LONGITUDE 53307 


PRINCIPAL FUEL - HEAVY FUEL OIL 


NEWFOUNDLAND LIGHT & POWER CO LTD 


ST JOHN'S aedsy7/ BWGM 
1959 BWGM 

LATITUDE 47 34 

LONGITUDE 52 43 


PRINCIPAL FUEL - HEAVY FUEL OIL 


PUBLIC WORKS CANADA 


GOOSE BAY 1953 UIW 
19 53 UIW 
LATITUDE 5319 1954 UIW 
LONGITUDE 60 24 1955 UIW 
1959 UIW 
1982 CAM 
1982 CAM 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


KPA 


KPA 


2930 
2930 
2930 
2930 


4137 


15203 
15203 
13962 


2965 
6205 


2827 
2827 
2827 
2827 
2827 

689 

689 


STEAM 
TEMP 
VAPEUR 
TEMP 


Cc 


343 
343 
343 
343 


382 


538 
538 
541 


399 
482 


PRIME MOVERS 


MOTEURS PRIMAIRES 


RPM CAPACITY 


T/MN CAPACITE 


Cc KW 


343 3000 5 500 
343 3000 5 500 


382 3000 6 600 


DE SOUTIEN 


538 3600 150 000 
538 3600 150 000 
538 3600 150 000 


399 3600 10 000 
482 3600 20 000 


282 3600 2 000 
282 3600 2 000 
282 3600 2 000 


YEAR AND 
MG/HR MANUFACTURER TYPE THROTTLE 
ANNEE ET TYPE SOUPAPE 
MG/HR FABRICANTS 
KPA 
68 1931 WEST 2 2930 
68 1931 WEST P 2930 
68 
113 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - MAZOUT LOURD 
641957 PARS B 4137 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - CENTRALE 
476 1970 CGE c 12411 
476 1971 CGE Cc 12411 
486 1979 BETAS IC 12514 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - MAZOUT LOURD 
SOM ISi7. AEI Cc 2758 
86 1959 AEI c 5861 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - MAZOUT LOURD 
Pat ASB) WORT C 2758 
Zit go6 WORT C 2758 
Pre Ne beyes} WORT C 2758 
27 
27 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 


NEWFOUNDLAND ~- TOTAL - TERRE-NEUVE 


MAIN GENERATORS 


VAPEUR 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER 
ANNEE ET 
FABRICANTS 
1931 WEST 
1982 WEST 
1957 PARS 
1970 CGE 
1974 CGE 
1979 HITA 
1957 AEI 
1959 AEI 
1953 EM 
1956 EM 
1958 EM 


VOLTS 


VOLTS 


6600 
6600 


4600 


16000 
16000 
16000 


13800 
13800 


4160 
4160 
4160 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


5 000 
5 000 


6 600 


6 600 
6 600 
150 000 


150 000 
150 000 


450 000 
450 000 


10 000 
20 000 


30 000 
30 000 
2 000 


2 000 
2 000 


6 000 
6 000 


502 600 


STEAM 


PRINCE EDWARD ISLAND - ILE-DU-PRINCE-EDOUARD 


MARITIME ELECTRIC CO LTD 


CHARLOTTETOWN 


LATITUDE 
LONGITUDE 


46 14 


63 08 


BOILERS 


CHAUDIERES 


YEAR AND 


MANUFACTURER KPA 


ANNEE ET 


FABRICANTS KPA 


PRINCIPAL FUEL - HEAVY FUEL OIL 


NOVA SCOTIA - NOUVELLE-ECOSSE 


BOWATERS MERSEY PAPER CO 


BROOKLYN 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - HEAVY 


DOMTAR CHEMICALS LTD 


AMHERST 


LATITUDE 
LONGITUDE 


44 03 
64 42 


45 50 
64 12 


PRINCIPAL FUEL - HEAVY FUEL OIL 


NOVA SCOTIA FOREST INDUSTRIES LTD 


PORT HAWKESBURY 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - HEAVY 


NOVA SCOTIA POWER CORP 


LINGAN 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - CANADIAN BITUMINOUS COAL 


45 36 
64°21 


46 14 
60 02 


MACCAN 
LATITUDE 45 43 
LONGITUDE 64 15 


PRINCIPAL FUEL - CANADIAN BITUMINOUS COAL 


1946 BW 2758 
1948 DB 2758 
1955 BW 2758 
1960 FW 2758 
1963 BW 6205 
1968 BW 6205 
1975 FW 2758 
1968 BW 2758 
1968 BW 2758 
FUEL OIL 

1947 DB 1551 
1947 DB 1551 
1973 NAPA 1034 
1961 BW 6033 
1961 FW 6033 
1971 GOTA 6033 
FUEL OIL 

1979 CE 12755 
1980 CE 12755 


1949 BW 4137 


= 69 - 


VAPEUR 
PRIME MOVERS MAIN GENERATORS 
MOTEURS PRIMAIRES GENERATEURS PRINCIPAUX 
STEAM YEAR AND YEAR AND 
TEMP MG/HR MANUFACTURER TYPE THROTTLE RPM CAPACITY MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
VAPEUR ANNEE ET TYPE SOUPAPE T/MN CAPACITE ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
TEMP MG/HR FABRICANTS PABRICANTS 
c KPA c KW KW 
399 7aU A ET | AC iS 1724 343 3600 1 500 1934 AC 2400 1 500 
399 34 1947 PARS C 2758 399 3600 4 000 1947 PARS 4160 4 000 
399 45 1952 PARS C 2758 399 3600 7 500 1951 PARS 4160 7 500 
399 48 1957 BBC c 2758 399 3600 7 500 1955 BBC 4160 7 500 
482 86 1960 PARS C 2758 399 3600 10 000 1960 PARS 13800 10 000 
482 86 1963 MVIC. -C 5861 482 3600 20 000 1963 MVIC 13800 20 000 
399 34 1968 MVEC ¢ 5861 482 3600 20 000 1968 MVIC 13800 20 000 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - MAZOUT LOURD 70 500 
70 500 
PRINCE EDWARD ISLAND - TOTAL - ILE-DU-PRINCE-EDOUARD 70 500 
343 79° «1943 FC PC 2586 282 3600 6 000 1929 GEE 2400 By 7Y) 
282 a9 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - MAZOUT LOURD Spat. 0 
ey ayy) 
288 7 1946 WORT B 1448 288 4500 700 1946 EM 600 700 
288 7 
188 3 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - MAZOUT LOURD 700 
700 
460 77 #1961 WEST CE 5861 471 3600 10 000 1961 WEST 13800 10 000 
460 136s 1979 SLAV BE 6205 471 3600 17 560 1971 SLAV 13800 17 560 
460 121 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - MAZOUT LOURD 27 560 
27 560 
538 490 1979 TOBA C 12411 538 3600 158 000 1979 TOBA 14400 158 000 
538 490 1980 TOBA C 12411 538 3600 158 000 1980 TOBA 14400 158 000 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - CHARBON BITUMINEUX CANADIEN 316 000 
435 79 1949 PARS C 4137 435 3600 15 000 1949 PARS 6900 15 000 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - CHARBON BITUMINEUX CANADIEN 15 000 


STEAM 


POINT TUPPER 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - HEAVY 


SEABOARD 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - CANADIAN BITUMINOUS COAL 


45 37 
61 22 


46 12 
D9) 57, 


BOILERS 
CHAUDIERES 

YEAR AND 
MANUFACTURER KPA 
ANNEE ET 
FABRICANTS KPA 
1969 BW 14479 
1969 BW 14479 
1973 CE 13100 
FUEL OIL 

1951 FW 4344 
1954 FW 4344 
1956 FW 4344 
1959 FW 4344 
1966 BWGM 13927 
1966 BWGM 13927 


PRIME MOVERS 


MOTEURS PRIMAIRES 


TRENTON 1951 BWGM 4344 
1952 BWGM 4344 

LATITUDE 45 36 13955 CE 4344 

LONGITUDE 62 38 1959 BWGM 4344 
1969 BW 13445 

PRINCIPAL FUEL - CANADIAN BITUMINOUS COAL 

TUFTS COVE 1965 BWGM 12755 
1972 BW 12583 

LATITUDE 44 44 1976 BW 12583 

LONGITUDE 635735 

PRINCIPAL FUEL - HEAVY FUEL OIL 

SCOTT MARITIMES PULP LTD 

ABERCROMBIE POINT 1967 BW 6205 
1967 BW 6205 

LATITUDE LS) SIS) 

LONGITUDE 62 43 

PRINCIPAL FUEL ~ HEAVY FUEL OIL 

SYDNEY STEEL CORP 

SYDNEY 1937 BWGM 3275 
1961 BWGM 3275 

LATITUDE 46 10 

LONGITUDE 60 12 

PRINCIPAL FUEL —- HEAVY FUEL OIL 

NEW BRUNSWICK - NOUVEAU- BRUNSWICK 

ATLANTIC SUGAR LTD 

SAINT JOHN 1947 BWGM 2827 
1948 BWGM 2827 

LATITUDE 45 16 19 54 CE 2827 

LONGITUDE 66 03 


PRINCIPAL FUEL - HEAVY FUEL OIL 


STEAM YEAR AND 
TEMP MG/HR MANUFACTURER TYPE 
VAPEUR ANNEE ET TYPE 
TEMP MG/HR FABRICANTS 
(e 
557 PPA UTNE) SGSL B 
557 Zi Zee ods HP Cc 
541 476 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - 
427 Sie 1951 PARS C 
427 Is 1954 PARS C 
427 Sie 1956 PARS C 
427 one 1959 PARS C 
554 249 1966 ss B 
554 249 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - 
435 50 1951 PARS C 
435 SO) S952 PARS C 
435 100 1953 PARS C 
435 100 1959 PARS C 
541 476 1969 HP Cc 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - 
543 329. 1965 AEI € 
538 318 1972 HP c 
538 476 1976 HP (oe 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - 
482 Za 96 WORT CD 
460 T1S9 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - 
399 SS StS CGE (c 
SEK) 113 19317 BBC B 
1943 PARS C 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - 
321 Pp SNS? GE B 
321 Zot GE B 
360 36 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - 


THROTTLE RPM CAPACITY 
SOUPAPE T/MN CAPACITE 
KPA c KW 
Use 552 3600 80 750 
12411 538 3600 150 000 
MAZOUT LOURD 
4137 399 3600 18 750 
4137 399 3600 18 750 
4137 399 3600 18 750 
4137 399 3600 18 750 
13272 552 3600 36 000 
CHARBON BITUMINEUX CANADIEN 
4137 427 3600 10 000 
4137 427 3600 10 000 
4137 427 3600 20 000 
4137 427 3600 20 000 
12411 538 3600 150 000 


CHARBON BITUMINEUX CANADIEN 


12411 538 3600 
12411 538 3600 
12411 538 3600 
MAZOUT LOURD 

5861 471 3600 
MAZOUT LOURD 

1103 260 3600 
3075 399 3600 
3103 399 3600 


MAZOUT LOURD 


100 000 
105 000 
150 000 


18 750 


5 000 
8 100 
16 000 


NOVA SCOTIA - TOTAL + NOUVELLE-ECOSSE 


2792 
1034 


341 5000 
288 5000 


MAZOUT LOURD 


2 500 
1 000 


VAPEUR 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1969 SGE 13800 80 500 
1973 PARS 13800 150 000 
230 500 
1951 PARS 6600 15 000 
1954 PARS 6600 15 000 
1956 PARS 6600 15 000 
1959 PARS 6600 15 000 
1966 ss 13800 36 000 
96 000 
19:54 PARS 13800 10 000 
1952 PARS 13800 10 000 
1953 PARS 13800 20 000 
1959 PARS 13800 20 000 
1969 CWES 13800 150 000 
210 000 
1965 AEI 13800 100 000 
1972 PARS 13800 100 000 
1976 PARS 13800 150 000 
350 000 
e200 
1971 EM 13800 18 750 
18 750 
18 750 
1919 CGE 6600 5 000 
1937 BBC 6600 7 600 
1943 PARS 6600 16 000 
28 600 
28 600 
1 298 280 
1962 GE 4160 2 500 
1954 GE 4160 1 000 
3 500 


3 500 


STEAM 


BOISE CASCADE CANADA LTD 


NEWCASTLE 
LATITUDE 47 00 
LONGITUDE 65 34 


PRINCIPAL FUEL - 


SPENT 


CONSOLIDATED - BATHURST 


BATHURST 

LATITUDE 47 36 
LONGITUDE 65 39 
PRINCIPAL FUEL - HEAVY 
FRASER INC 

ATHOLVILLE 

LATITUDE 47 59 
LONGITUDE 66 43 


PRINCIPAL FUEL - HEAVY 


EDMU NDSTON 
LATITUDE 47 22 
LONGITUDE 68 20 


PRINCIPAL FUEL - 


IRVING PULP & PAPER 


SAINT JOHN 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - 


HEAVY 


LTD 


45 15 
66 06 


SPENT 


N B INTERNATIONAL PAPER 


DALHOUSIE 
LATITUDE 48 O04 
LONGITUDE 66 23 


PRINCIPAL FUEL - HEAVY 


NEW BRUNSWICK ELECTRIC POWER 


CHATHAM 
LATITUDE 47 02 
LONGITUDE 65 28 


BOILERS 
CHAUDIERES 

YEAR AND 
MANUFACTURER KPA 
ANNEE ET 
FABRICANTS KPA 
1965 CE 4482 
1972 BW 4482 


PULPING LIQUOR 


LTD 

1937 CE 4344 
1938 BW 1172 
1945 BW 4344 
1958 BW 8791 
1966 FW 1138 
FUEL OIL 

1947 FW 862 
1956 FW 4309 
19 56 FW 4309 
1975 BW 758 
FUEL OIL 

1946 CE 4482 
1946 CE 4137 
1958 CE 8274 
1975 FW 4482 
1979 BW 8618 
FUEL OIL 

19155) CE 6205 
1158 CE 6205 
1960 BW 6205 
1972 BW 6205 


PULPING LIQUOR 


co 
1930 BW 3103 
1954 CE 3447 
1968 BW 3447 
1982 CE 3447 
FUEL OIL 

COMM 
1948 FW 4171 
1956 CE 6033 


PRINCIPAL FUEL - HEAVY FUEL OIL 


aa 


PRIME MOVERS 


MOTEURS PRIMAIRES 


RPM 


T/MN 


3600 


3600 
3600 
3600 


3600 
3600 
3600 
3600 


3600 
3600 


3600 
3600 


3600 
6600 
6600 
3600 


3600 


15 625 


6 
7 
Z 


Oaw24 


10 
2 


12 


CAPACITY 


~ 


CAPACITE 


KW 


000 
600 
000 


000 
000 
000 
000 


500 
500 


000 
500 


000 
800 
800 
000 


500 


STEAM YEAR AND 
TEMP MG/HR MANUFACTURER TYPE THROTTLE 
VAPEUR ANNEE ET TYPE SOUPAPE 
TEMP MG/HR FABRICANTS 
c KPA c 
399 lise? 1966 CGE B 4137 399 
399 132 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - LESSIVE DE PATE EPUISEE 
S77 50, 1937 BBC BC 4137 371 
191 23 1946 BBC B 4137 371 
377 T1958 SGE B 8618 468 
468 68 
191 23 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - MAZOUT LOURD 
179 ae 1929 WEST B 2344 302 
ST 68 1929 WEST B 2344 302 
377 68 1929 WEST C¢ 2344 302 
173 27 1956 BBC B 4137 374 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - MAZOUT LOURD 
371 91 1947 BBC B 4137 371 
399 45 1958 WEST CD 8274 510 
510 113 
399 68 
510 167 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - MAZOUT LOURD 
44] 91 1956 GE B 5861 441 
441 91 1960 GE B 5861 441 
441 52 
441 168 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - LESSIVE DE PATE EPUISEE 
338 64 1930 GE B 3103 338 
349 90 1930 ALEN B 965 232 
348 117 +1930 ALEN B 965 232 
348 T3165 1193)7 EC Cc 3103 337 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - MAZOUT LOURD 
449 64 1948 PARS C 4137 441 
482 95 1956 BBC (S 6033 482 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL + MAZOUT LOURD 


3600 


20 


000 


MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER 
ANNEE ET 
FABRICANTS 
1966 CGE 
1937 BBC 
1946 BBC 
1958 SGE 
1929 WEST 
1929 WEST 
1929 WEST 
1956 BBC 
1947 BBC 
1958 WEST 
1956 GE 
1960 GE 
1929 GE 
1930 ALEN 
1930 ALEN 
1937 GE 
1948 PARS 
1956 BBC 


VAPEUR 
VOLTS CAPACITY 
VOLTS CAPACITE 
KW 
6900 17 600 
17 600 
17 600 
2400 6 000 
2400 T 612 
2400 7 000 
20 612 
20 612 
600 1 000 
600 1 000 
600 1 000 
6900 5 000 
8 000 
6900 3 800 
6900 12 500 
16 300 
24 300 
6900 10 000 
6900 12 500 
22 500 
22 500 
6600 6 000 
600 750 
600 750 
6600 8 000 
15 500 
15 500 
7000 12 500 
13800 20 000 
32 500 


STEAM 


COLESON COVE 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL 


COURTENAY 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL 


DALHOUSIE 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL 


DALHOUSIE 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL 


45 17 
66 21 


FUEL - HEAVY 


BAY 


45 16 
66 01 


FUEL - HEAVY 


# 1 


48 04 
66 24 


FUEL - HEAVY 


# 2 


48 04 
66 24 


BOILERS 
CHAUDIERES 
YEAR AND 
MANUFACTURER 
ANNEE ET 
FABRICANTS 
1976 BW 
1976 BW 
US9ig7 BW 
FUEL OIL 
1961 CE 
1964 BW 
1966 BW 
1967 BW 
FUEL OIL 
1969 CE 
FUEL OIL 
1979 CE 


FUEL —- CANADIAN BITUMINOUS COAL 


GRAND LAKE #2 


LATITUDE 
LONGITUDE 


46 04 
66 01 


1951 CE 
1953 FW 
1963 BWGM 


PRINCIPAL FUEL - CANADIAN BITUMINOUS COAL 


POINT LEPREAU 


LATITUDE 
LONGITUDE 


45 08 
66 30 


1982 BW 


PRINCIPAL FUEL - URANIUM 


ST ANNE NACKAWIC PULP & PAPER CO 


NACKAWIC 


LATITUDE 
LONGITUDE 


46 00 
67 15 


1970 
1970 


BW 
BW 


PRINCIPAL FUEL - HEAVY FUEL OIL 


QUEBEC 


ATOMIC ENERGY OF CANADA LTD 


GENTILLY 1 


LATITUDE 
LONGITUDE 


46 25 
Wee 7A) 


1970 


PRINCIPAL FUEL - PLANT MOTHBALLED 


STEAM 
KPA TEMP 
VAPEURB 
KPA TEMP 
c 

16410 541 
16410 541 
16410 541 
10170 538 
8791 513 
12583 541 
12583 541 
12583 541 
12928 541 
3103 357 
4171 44g 
10204 541 
4592 260 
6205 388 
6205 354 
5550 269 


PRIME MOVERS 


MOTEURS PRIMAIRES 


TYPE SOUPAPE 


KPA (e 
16203 538 
16203 538 
16203 538 


MAZOUT LOURD 


9997 538 
8618 510 
12411 538 
12411 538 


MAZOUT LOURD 


12411 538 


MAZOUT LOURD 


12411 538 


CHARBON BITUMINEUX 


2965 357 
2965 357 
4137 444 
9997 538 


CHARBON BITUMINEUX 


4447 


URANIUM 


6205 371 


YEAR AND 
MG/HR MANUFACTURER TYPE THROTTLE 
ANNEE ET 
MG/HR PABRICANTS 
1029 1976 BGP 6 
TOZS SO T6 HITA C 
10295 “1977 HITA C 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL 
209° 1961 EE Cc 
S35 51965 BBC B 
318 1966 BBC Cc 
318 1967 BBC c 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL 
318 1969 BBC c 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL 
635 1979 BBC Cc 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL 
68 1951 PARS C 
OU, Awe? PARS C 
22am 1953 PARS C 
1963 PARS C 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL 
3440 1982 PARS C 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL 
181 1970 TE B 
136 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - 


1547 1971 


MAZOUT LOURD 


3600 
3600 
3600 
3600 


3600 


3600 


3600 
3600 
3600 
3600 


2400 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


350 
350 
350 


000 
000 
000 


50 
13 
100 
100 


000 
365 
000 
000 


100 000 


200 000 


CANADIEN 


5 000 
5 000 
15 000 
60 000 


CANADIEN 


258 1800 680 000 


25 000 


NEW BRUNSWICK - TOTAL - NOUVEAU- BRUNSWICK 


BBC 


5171 


266 3600 250 000 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - CENTRALE DE RESERVE 


VAPEUR 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUPACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1976 HITA 19000 350 000 
1976 HITA 19000 350 000 
1977 HITA 19000 350 000 
1 050 000 
1961 EE 13800 50 000 
1965 BBC 6900 13 365 
1966 BBC 13800 100 000 
1967 BBC 13800 100 000 
263 365 
1969 BBC 13800 100 000 
100 000 
1979 BBC 13800 200 000 
200 000 
1951 PARS 7000 5 000 
1951 PARS 7000 5 000 
1952 PARS 7000 15 000 
1953 PARS 13800 60 000 
85 000 
1982 PARS 26000 680 000 
680 000 
2 410 865 
1970 SLAV 13800 25 000 
25 000 
25 000 
2 539 877 
1971 BBC 19000 266 400 
266 400 


266 400 


STEAM 


CELANESE CANADA INC 


DRUMMONDVILLE 
LATITUDE 45 53 
LONGITUDE 7229 


PRINCIPAL FUEL - HEAVY 


DOMINION TEXTILE CO LTD 


MAGOG 
LATITUDE 45 16 
LONGITUDE 72509 


PRINCIPAL FUEL - HEAVY 


HYDRO QUEBEC 


TRACY 
LATITUDE 46 01 
LONGITUDE T3A0 


PRINCIPAL FUEL ~ HEAVY 


LA CIE GASPESIA LTEE 


CHANDLER 
LATITUDE 48 21 
LONGITUDE 64 41 


PRINCIPAL FUEL - HEAVY 


LA CIE PRICE LTEE 


KENOGAMI 
LATITUDE 48 25 
LONGITUDE qa 1s 


PRINCIPAL FUEL - HEAVY 


MINES GASPE LTEE 


MURDOCHVILLE 
LATITUDE 48 58 
LONGITUDE 65 31 


PRINCIPAL FUEL - WASTE 


BOILERS 
CHAUDIERES 
YEAR AND 
MANUFACTURER 
ANNEE ET 
FABRICANTS 
1933 BW 
1936 BW 
1940 BW 
1948 CE 
1951 FW 
1965 CE 
FUEL OIL 
1948 BW 
1948 BW 
1963 BW 
1972 FW 
1974 BW 
FUEL OIL 
1964 CE 
1965 CE 
1967 CE 
1968 CE 
FUEL OIL 
1958 CE 
1965 BW 
1977 FW 
FUEL OIL 
1941 FW 
1941 FW 
1967 CE 
FUEL OIL 
1955 CE 
1955 CE 
HEAT 


KPA 


KPA 


3103 
3103 
3103 
4137 
4137 
4137 


1655 
1655 
1655 

827 
1654 


13445 
13445 
13445 
13445 


4137 
4137 
4137 


4213 
4213 
4213 


SV4/5) 
3275 


STEAM 
TEMP 


VAPEUR 
TEMP 


316 
316 
316 
177 
316 


246 
246 
246 
246 


377 
377 
377 


371 
371 
374 


354 
354 


- 73- 


PRIME MOVERS 


MOTEURS PRIMAIRES 


YEAR AND 
MG/HR MANUFACTURER TYPE THROTTLE 
ANNEE ET TYPE SOUPAPE 
MG/HR FABRICANTS 
KPA Cc 
2205 193'5 PARS B 3103 371 
Pe} yiks}3x0) GE B 4137 385 
a2 te 953 GE B 4137 385 
363 
599 
907 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - MAZOUT LOURD 
US 1939 AL B 1482 316 
18 
45 
18 
Dil) 

COMBUSTIBLE PRINCIPAL - MAZOUT LOURD 
522, 1964 PARS C 12755 246 
522) 1965 PARS C 12755 246 
522 1967 PARES C 12755 246 
522 1968 PARS C 12755 246 

COMBUSTIBLE PRINCIPAL - MAZOUT LOURD 

82 1954 BBC E 4137 371 

91 

50 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - MAZOUT LOURD 
36 1968 SLAV B 4213 371 

36 

136 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - MAZOUT LOURD 
1 81955 BBC c 3103 343 

11 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - RECUPERATION 


RPM CAPACITY 


T/MN CAPACITE 


KW 
6000 1 500 
3600 2 500 
3600 3 500 
6000 2 000 
3600 150 000 
3600 150 000 
3600 150 000 
3600 150 000 
3600 6 000 
3600 14 750 
3600 5 400 
THERMIQUE 


VAPEUR 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1935 PARS 4000 1 500 
1950 GE 4000 2 500 
1953) GE 4000 3 500 
7 500 
7 500 
1938 MP 2400 2 000 
2 000 
2 000 
1964 PARS 16000 150 000 
1965 PARS 16000 150 000 
1967 PARS 16000 150 000 
1968 PARS 16000 150 000 
600 000 
600 000 
1954 BBC 6600 6 000 
6 000 
6 000 
1968 SLAV 6600 14 750 
14 750 
14 750 
1955 BBC 2300 5 400 
5 400 


5 400 


STEAM 
BOILERS 
CHAUDIERES 
YEAR AND 
MANUFACTURER 
ANNEE ET 
FABRICANTS 

NORANDA MINES LTD 

NORANDA SMELTER 1951 JI 
1952 JI 

LATITUDE 48 15 1952 JI 

LONGITUDE 79 01 1954 JI 
1956 JI 

PRINCIPAL FUEL - WASTE GAS 

CNTARIO 

ABITIBI-PRICE INC 

SMOOTH ROCK FALLS 1965 BW 
1976 BW 

LATITUDE 49 12 

LONGITUDE 81 38 


PRINCIPAL FUEL - SPENT 


ALGOMA STEEL CORP LTD 

SAULT STE MARIE 1942 FW 
1942 FW 

LATITUDE 46 31 1943 FW 

LONGITUDE 84 20 1958 FW 
1963 BW 
1975 FW 


PRINCIPAL FUEL - BLAST FURNACE GAS 


ALLIED CHEMICALS CANADA LTD 
AMHERSTBURG 1938 BW 
1940 BW 
LATITUDE 42 06 19 48 BW 
LONGITUDE 83 06 19/57 BW 
ersy/ BW 
1965 BW 
1971 CE 
1976 BW 
PRINCIPAL FUEL ~ NATURAL GAS 
AMERICAN CAN OF CANADA LTD 
MARATHON 1946 CE 
1946 CE 
LATITUDE 48 40 1952 CE 
LONGITUDE 86 25 1979 BW 


PRINCIPAL FUEL - 


KPA 


KPA 


1276 
1276 
1276 
1276 
1276 


4137 
4137 


PULPING LIQUOR 


2758 
2758 
2758 
2758 
4137 
4206 


3103 
3103 
2999 
2999 
2999 
3103 
2999 
2999 


4654 
4654 
4654 
4654 


SPENT PULPING LIQUOR 


PRIME 
MOT EU 
STEAM YEAR 
TEMP MG/HR MANUF 
VAPEUR ANNEE 
TEMP MG/HR FABRI 
Cc 
277 14 «1934 
277 14 1982 
Px NT! 14 
277 14 
ZL 14 
COMBUSTIBLE 
399 LIES 
SEX) ARE 
COMBUSTIBLE 
230 61 1942 
382 61 1942 
382 61 1963 
SI) Us Uae 
416 113 
418 181 
COMBUSTIBLE 
329 27 1948 
329 Ph “Ss yi/ 
371 27 1966 
27 fit | 27 
371 27 
343 54 
Sa 54 
388 109 
COMBUSTIBLE 
371 52 1946 
SIA 52 1948 
371 52 1948 
Shi/) 144 
COMBUSTIBLE 


=i 


MOVERS 


RS PRIMAITRES 


AND 
ACTURER TYPE THROTTLE RPM CAPACITY 


ET TYPE SOUPAPE T/MN CAPACITE 
CANTS 
KPA Cc KW 

PARS P 1138 274 3750 2 600 

WAUM 1138 274 3600 1 500 
PRINCIPAL - GAZ DE RECUPERATION 
QUEBEC, TOTAL 

WEST E 4137 399 3600 15 000 


PRINCIPAL - LESSIVE DE PATE EPUISEE 


WEST B 2758 230 3600 625 
WEST B 2758 230 3600 625 
CWES" "C 4137 427 3600 12 500 
CWES C 4137 427 3600 12 500 
PRINCIPAL - GAZ DE HAUT FOURNEAU 
GE B 1276 243 3600 2 500 
GE B 2758 329 3600 3 750 
GE B 2758 329 3600 4 700 
PRINCIPAL - GAZ NATUREL 
WEST C 4137 371 3600 7 500 
GE Cc 4137 399 3600 4 000 
GE B 4137 399 3600 4 000 


PRINCIPAL - LESSIVE DE PATE EPUISEE 


VAPEUR 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1934 PARS 12000 2 600 
1982 LA 12000 1 500 
4 100 
4 100 
906 150 
1976 EM 13800 15 000 
15 000 
15 000 
1942 WEST vhs) 625 
1942 WEST SIs 625 
1963 CWES 11000 12 500 
1963 CWES 11000 12 500 
26 250 
26 250 
1948 GE 4800 2 500 
1957 GE 4800 3 750 
1966 GE 4800 4 700 
10 950 
VO" 950 
1946 WEST 6900 7 500 
1948 GE 6900 4 000 
1948 GE 6900 4 000 
15 500 


15 500 


STEAM 
BOILERS 


CHAUDIERES 


YEAR AND 
MANUFACTURER 


ANNEE ET 
FABRICANTS 


ATOMIC ENERGY OF CANADA LTD 


DOUGLAS POINT 1967 MLW 
1967 MLW 

LATITUDE 44 25 1967 MLW 

LONGITUDE 81 33 1967 MLW 
1967 MLW 
1967 MLW 
1967 MLW 
1967 MLW 

PRINCIPAL FUEL - URANIUM 

POISE CASCADE CANADA LTD 

FORT FRANCES 19 30 BW 
1930 BW 

LATITUDE 48 37 1947 BW 

LONGITUDE 93 24 1953 FW 
1971 FW 
1971 BW 


PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 


CANADIAN GENERAL ELECTRIC CO LTD 


PETERBOROUGH 1941 CE 

1942 CE 
LATITUDE 44 18 1953 CE 
LONGITUDE Thy US) 


PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 


TOW CHEMICAL OF CANADA LTD 


SARNIA 1960 FW 
1960 FW 
LATITUDE 42 58 1963 FW 
LONGITUDE 8223 1967 BW 
19:72 FW 
1972 FW 
1977 FW 


PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 


E B EDDY FOREST PRODUCTS LTD 


OTTAWA 1933 DB 

1944 FW 
LATITUDE 45 25 1944 FW 
LONGITUDE 75 42 1956 FW 


PRINCIPAL FUEL - HEAVY FUEL OIL 


GREAT LAKES FOREST PRODUCTS LTD 


DRYDEN 1954 CE 
1957 BW 

LATITUDE 49 47 

LONGITUDE 92 49 


PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 


KPA 


KPA 


4040 
4040 
4040 
4040 
4040 
4040 
4040 
4040 


2654 
2654 
2654 
2654 
1207 
6033 


2758 
2758 
2758 


9756 
9756 
9756 
S22 
9825 
9825 
9825 


1138 
1138 
1138 
1138 


4137 


-4137 


- 7 - 


PRIME MOVERS 


MOTEURS PRIMAIRES 


STEAM YEAR AND 
TEMP MG/HR MANUFACTURER TYPE THROTTLE RPM 
VAPEUR ANNEE ET TYPE SOUPAPE 
TEMP MG/HR FABRICANTS 
Cc KPA (e 
251 145 1967 AEIL iS 3896 
251 145 
251 145 
25 145 
251 145 
251 145 
251 145 
251 145 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - URANIUM 
310 16 1927 BBC B 2654 313 3600 
310 23 
310 39 
310 45 
191 82 
441 129 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 
316 45 1931 GE BC 2654 316 3600 
316 45 
371 2 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 
471 153 1963 CWES BP 9239 460 3600 
471 AS3ee S63 CWES BP 9239 460 3600 
471 153 
482 227 
471 82 
471 82 
471 245 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 
189 Tae t923) EG 1103 238 3600 
249 32 
249 32 
249 45 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - MAZOUT LOURD 
399 Sige t95'5 BBC BE 4137 385 3600 
399 68 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 


CAPACITY 


T/MN CAPACITE 


KW 


250 1800 220 000 


3 000 


2 000 


28 800 
28 800 


2 500 


6 000 


VAPEUR 
MAIN GENERATORS 
GENERBATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 

KW 
1967 AEI 18000 220 000 

220 000 
220 000 

1927 BBC 6900 3 000 

3 000 

3 000 
1931 GE 6600 2 000 

2 000 

2 000 
1963 CWES 14400 28 800 
1963 CWES 14400 28 800 

57 600 

57 600 
19:23 GEE 2400 2 500 

2 500 

2 500 
1954 BBC 4160 6 666 

6 666 


STEAM 
BOILERS 
CHAUDIERES 
YEAR AND 
MANUFACTURER 
ANNEE ET 
FABRICANTS 
FORT WILLIAM 1947 CE 
1955 CE 
LATITUDE 48 23 19 56 CE 
LONGITUDE 89 15 1965 CE 
1966 CE 
1966 CE 
1975 CE 
1975 CE 


PRINCIPAL FUEL - IMPORTED BITUMINOUS COAL 


HIRAM WALKER & SON LTD 


WALKERVILLE 1952 BW 

1955 BW 
LATITUDE 42 18 1959 FW 
LONGITUDE 83 01 1970 FW 


PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 


INCO METALS COMPANY 


IRON ORE RECOVERY 1963 DB 

1963 DB 
LATITUDE 46 28 1963 DB 
LONGITUDE 81 04 1963 DB 


PRINCIPAL FUEL - WASTE HEAT 


ONTARIO HYDRO 


BRUCE "aA" 1976 BW 

1977 BW 
LATITUDE 44 25 ROT BW 
LONGITUDE 81 33 1978 BW 


PRINCIPAL FUEL - URANIUM 


J CLARK KEITH 19 52 BWGM 

1952 BWGM 
LATITUDE 42 17 1953 BWGM 
LONGITUDE 83 06 1953 BWGM 


PRINCIPAL FUEL - IMPORTED BITUMINOUS COAL 


LAKEVIEW 1962 BWGM 
19 63 BWGM 

LATITUDE 43 34 1965 CE 

LONGITUDE Ue SS) 1965 CE 
1967 BW 
1969 BW 
1969 BW 
1969 BW 


PRINCIPAL FUEL - IMPORTED BITUMINOUS COAL 


LAMBTON 1969 CE 

1970 CE 
LATITUDE 42 48 1970 CE 
LONGITUDE 82 26 1970 CE 


PRINCIPAL FUEL - IMPORTED BITUMINOUS COAL 


KPA 


KPA 


3103 
5861 
5861 
5861 
5861 
5861 
5861 
5861 


2758 
2758 
2758 
2758 


S792 
3792 
3792 
Sy)? 


4275 
4275 
4275 
4275 


6033 
6033 
6033 
6033 


16892 
16892 
16892 
16892 
16892 
16892 
16892 
16892 


16892 
16892 


16892 


16892 


STEAM 
TEMP 
VAPEUR 
TEMP 


482 


316 
316 
316 
316 


249 
249 
249 
249 


256 
256 
256 
256 


482 
482 
482 
482 


538 
538 
538 
538 
538 
538 
538 
538 


538 
538 
538 
538 


YEAR AND 
MG/HR MANUFACTURER TYPE 
ANNEE ET TYPE 
MG/HR FABRICANTS 
45 1928 GE B 
S17 i923 GE cD 
OFS 1963 ss BE 
136 1974 SLAV B 
eo) S78) SLAV B 
131 
249 
211 
COMBUSTIBLE 
S298 GE PC 
SZ. GE B 
RSE e955 GE BP 
St 19710 GE BP 
COMBUSTIBLE 
36) 1963 CGE B 
365 1963 CGE Cc 
36 
36 
COMBUSTIBLE 
472 1976 PARS 
472 1977 PARS 
Oy ee ba PARS 
472 1978 PARS 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - 
2959572 EE Cc 
295e 1952 EE (e 
2951953 EE c 
295 1953 EE Cc 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL 
907 1962 PARS C 
SOTA UES! PARS C 
907 1965 AEI Cc 
907 1965 AEI c 
907 1967 AEL c 
CRs EIS) AEI c 
907 1969 PARS C 
907 1969 PARS C 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - 
1633 1969 CGE c 
1633 1970 CGE c 
1633 1970 CGE c 
1633 1970 CGE Cc 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - CHARBON BITUMINEUX IMPORTE 


PRIME MOVERS 


MOTEURS PRIMAIRES 


= 760e 


PRINCIPAL - CHARBON BITUMINEUX IMPORTE 


THROTTLE 


SOUPAPE 


KPA 


2930 
2930 
5861 
5688 
5688 


2758 
1379 
2758 
2758 


304 
271 
304 
304 


PRINCIPAL - GAZ NATUREL 


3447 
862 


329 
174 


PRINCIPAL - RECUPERATION 


- CHARBON BITUMINEUX IMPORTE 


4137 
4137 
4137 
4137 


URANIUM 


5861 
5861 
5861 
5861 


16203 
16203 
16203 
16203 
16203 
16203 
16306 
16306 


CHARBON BITUMINEUX IMPORTE 


16203 
16203 
16203 
16203 


253 
253 
253 
253 


482 
482 
482 
482 


538 
538 
538 
538 
538 
538 
538 
538 


RPM 


T/MN CAPACITE 


3600 
3600 
3600 
3600 
3600 


CAPACITY 


000 
200 


000 


3600 1 000 
3600 1 000 
3600 2 500 
5000 5 000 
3600 9 375 
3600 9 375 
THERMIQUE 

1800 800 000 
1800 800 000 
1800 800 000 
1800 800 000 
3600 66 000 
3600 66 000 
3600 66 000 
3600 66 000 


3600 
3600 
3600 
3600 
3600 
3600 
1800 
1800 


300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 


000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 


538 3600 500 000 
538 3600 500 000 
538 3600 500 000 
538 3600 500 000 


MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER 
ANNEE ET 
FABRICANTS 
1928 GE 
1928 GE 
1963 ss 
1974 ASEA 
19°75 ASEA 
1938 GE 
1952 GE 
1956 GE 
1970 GE 
1963 CGE 
1963 CGE 
1976 PARS 
1977 PARS 
1977 PARS 
1978 PARS 
1952 EE 
1952 EE 
1953 EE 
1953 EE 
1962 PARS 
1963 PARS 
1965 ACGE 
1965 ACGE 
1967 ACGE 
1969 ACGE 
1969 PARS 
1969 PARS 
1969 CGE 
1970 CGE 
1970 CGE 
1970 CGE 


VOLTS 


VOLTS 


4000 
4000 
4160 
13800 
13800 


4160 
4160 
4160 
4160 


6900 
6900 


18500 
18500 
18500 
18500 


13800 
13800 
13800 
13800 


16000 
16000 
18000 
18000 
18000 
18000 
18000 
18000 


24000 
24000 
24000 
24000 


CA 


CA 


wan 


800 
800 
800 
800 


zh 73 


66 
66 
66 
66 


2 


B00 
800 
300 
300 
300 
300 
300 
300 


2a 
500 
500 
500 
500 


Zeno 


VAPEUR 


PACITY 


PACITE 


KW 


000 
000 
100 


000 
000 
000 
000 


00 000 


000 
000 
000 
000 


64 000 


000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 


00 000 
000 
000 
000 
000 


00 000 


STEAM 


LENNOX 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL 


NANTICOKE 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL 


PICKERING 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL 


RICHARD L 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL 


ROLPHTON 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL 


THUNDER BA 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL 


FOLYSAR LTD 


SARNIA 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL 


REDPATH SUG 


TORONTO 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL 


BOILERS 
CHAUDIERES 
YEAR AND 
MANUFACTURER 
ANNEE ET 
FABRICANTS 
1976 CE 
1976 CE 
44 11 1976 CE 
56 47 1977 CE 
FUEL - PLANT MOTHBALLED 
1973 BW 
1973 BW 
43 34 1973 BW 
19533 1974 BW 
1975 BW 
1977 BW 
1978 BW 
1978 BW 


FUEL - IMPORTED BITUMINOUS COAL 


1971 BW 
1971 BW 
43 50 1972 BW 
79 02 1973 BW 
FUEL - URANIUM 
HEARN 1951 BWGM 
n9152 BWGM 
43 39 19/52 BWGM 
79 20 1953 BWGM 
1960 CE 
1961 BWGM 
1961 CE 
1961 BWGM 


FUEL - IMPORTED BITUMINOUS COAL 


1962 BWGM 
46 11 
77 40 
FUEL - URANIUM 
Yi 1963 FW 
1981 CE 
48 22 1982 CE 
89 13 
FUEL - LIGNITE COAL 
1943 BW 
19 43 BW 
42 58 1943 BW 
82 23 1943 BW 
1943 BW 
19 53 CE 
FUEL - HEAVY FUEL OIL 
ARS LTD 
1959 BW 
43 40 
Thy 8} 


FUEL - NATURAL GAS 


KPA 


KPA 


16892 
16892 
16892 
16892 


16892 
16892 
16892 
16892 
16892 
16892 
16892 
16892 


3992 
3992 
3992 
3992 


6033 
6033 
6033 
6033 
13100 
13100 
13100 
13100 


2930 


10687 
13100 
13100 


2896 
2896 
2896 
2896 
2896 
2896 


4309 


STEAM 
TEMP 
VAPEUR 
TEMP 


232 


538 
538 
538 


327 
327 
327 
327 
327 
399 


399 


- 7W7- 


PRIME MOVERS 


MOTEURS PRIMAIRES 


YEAR AND 
MG/HR MANUFACTURER TYPE THROTTLE RPM CAPACITY 
ANNEE ET TYPE SOUPAPE T/MN CAPACITE 
MG/HR FABRICANTS 
KPA c KW 
1633 1976 CGE Cc 16203 538 3600 550 000 
1633 1976 CGE c 16203 538 3600 550 000 
1633 1976 CGE Cc 16203 538 3600 550 000 
1633 1977 CGE c 16203 538 3600 550 000 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - CENTRALE DE RESERVE 
1633 1973 HP ( 16203 538 3600 500 000 
1633 1973 HP c 16203 538 3600 500 000 
1633 1973 HP Cc 16203 538 3600 500 000 
1633 1974 HP Cc 16203 538 3600 500 000 
1633' 197.5). HP: S 16203 538 3600 500 000 
1633 1977 HP (S 16203 538 3600 500 000 
1633 1978 HP c 16203 538 3600 500 000 
1633 1978 HP Cc 16203 538 3600 500 000 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - CHARBON BITUMINEUX IMPORTE 
2930 1971 PARS 3930 251 1800 540 000 
ZISOR AST PARS 3930 251 1800 540 000 
29:3: 0me 97.2 PARS 3930 251 1800 540 000 
2930 1973 PARS 3930 251 1800 540 000 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - URANIUM 
386 1951 PARS C 5861 482 1800 100 000 
386 1952 PARS C 5861 482 1800 100 000 
386 1952 PARS C 5861 482 1800 100 000 
386 1952 PARS C 5861 482 1800 100 000 
612 1960 PARS C 12411 538 3600 200 000 
612 1961 PARS C 12411 538 3600 200 000 
612 1961 PARBS C 12411 538 3600 200 000 
612 1961 PARS C 12411 538 3600 200 000 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - CHARBON BITUMINEUX IMPORTE 
136 1962 AEI c 2758 232 3600 22 000 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - URANIUM 
386 1963 EE Cc 9997 538 3600 100 000 
476 1981 BBC Cc 12411 538 3600 150 000 
476 1981 BBC Cc 12411 538 3600 150 000 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - CHABBON LIGNITE 
136 1943 CWES P 2758 343 3600 4 000 
136 1948 CWES P 2758 399 3600 6 000 
136 1956 CGE B 4137 399 3600 15 625 
136 
136 
204 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - MAZOUT LOURD 
45 1959 CGE B 4309 399 3600 2 500 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - 


GAZ NATUREL 


VAPEUR 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1976 CGE 20000 573 750 
1976 CGE 20000 573 750 
1976 CGE 20000 573 750 
Wy 7/ CGE 20000 573 750 
2 295 000 
1973 PARS 22000 500 000 
1973 PARS 22000 500 000 
1973 PARS 22000 500 000 
1974 PARS 22000 500 000 
1975 PARS 22000 500 000 
1977 PARS 22000 500 000 
1978 PARS 22000 500 000 
1978 PARS 22000 500 000 
4 000 000 
1971 PARS 24000 540 000 
1971 PARS 24000 540 000 
1972 PARS 24000 540 000 
1973 PARS 24000 540 000 
2 160 000 
1951 PARS 13800 100 000 
1952 PARS 13800 100 000 
1952 PARS 13800 100 000 
1953 PARS 13800 100 000 
1959 PARS 13800 200 000 
1960 PARS 13800 200 000 
1960 PARS 13800 200 000 
1961 PARS 13800 200 000 
1 200 000 
1962 AEI 13800 20 000 
20 000 
1963 EE 13800 100 000 
1981 BBC 18000 150 000 
1981 BBC 18000 150 000 
400 000 
17 939 000 
1943 WEST 6600 4 000 
1948 WEST 13800 5 000 
1956 GE 13800 13 281 
22 281 
22 281 
1959 CGE 600 2 500 
2 500 


2 500 


STEAM 


ROMAN CORPORATION LTD 


STRATHCONA 
LATITUDE 44 19 
LONGITUDE 76 57 


BOILERS 


CHAUDIERES 


YEAR AND 
MANUFACTURER 


ANNEE ET 
FABRICANTS 


1952 BW 
1968 BW 


PRINCIPAL FUEL —- NATURAL GAS 


SPRUCE FALLS POWER & PAPER CO LTD 


KAPUSKASING MILL 
LATITUDE 49 25 
LONGITUDE 82 26 


PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 


STELCO INC 
HAMILTON 
LATITUDE 43°14 
LONGITUDE US Sy 


PRINCIPAL FUEL - BLAST 


MANITOBA 


1928 cviIc 
19 28 cviIc 
1928 cvic 
1952 CE 
1960 BW 
1964 BW 
1971 BW 
1948 CE 
1948 CE 
1948 CE 
1948 CE 
1956 CE 


FURNACE GAS 


B C SUGAR REFINING CO LTD 


FORT GARRY 
LATITUDE 50 07 
LONGITUDE 96 56 


1940 FW 
1940 FW 
1952 FW 


PRINCIPAL FUEL —- NATURAL GAS 


MANITOBA FORESTRY RESOURCES LTD 


THE PAS 

LATITUDE sysy WS) 
LONGITUDE 123 01 
PRINCIPAL FUEL - 


1970 FW 
1970 CE 
1975 FW 


WOOD REFUSE 


KPA 


KPA 


2861 
4826 


A793 
WAS) 
1793 
1793 
1793 
aS} 
1793 


3103 
3103 
3103 
3103 
3103 


2068 
2068 
2068 


5343 
5343 
5343 


- 78 - 


PRIME MOVERS 


MOTEURS PRIMAIRES 


STEAM YEAR AND 
TEMP MG/HR MANUFACTURER TYPE THROTTLE RPM CAPACITY 
VAPEUR ANNEE ET TYPE SOUPAPE T/MN CAPACITE 
TEMP MG/HR FABRICANTS 
¢ KPA c KW 
258 2752195S5~ sce? Bet8'2758®! 327 36005 2" 000 
338 0458919559 sexy sh Ol27588! 327 3600>"R2%000 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 
293 «= §58419452 cGEee cPYEl 13798" 295 1800*"12"500 
293 39 1958 PARS B 1793 293 3600 9 100 
2930 FOgS 
29357 
29393 
293-29 
293 «79 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 
399 57 1948 MST B 3103 399 750 4 000 
399 S7°R4959" Gnas cOMT1103% 252 15008F%! 000 
39957 
39957 
39957 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ DE HAUT FOURNEAU 
ONTARIO, TOTAL 
$23 {20 1940 ErLT B 1931 323 3600 1 500 
323. 720. 1953. pec) 8 4931 323 3600 2 500 
525) M23 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 
441 99 1970 WEST BC 5343 441 3600 11 000 
441 425 1970 WEST B 5343 441 2900 13 000 
441 125 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DECHETS DE BOIS 


VAPEUR 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1955 SGE 575 1 655 
1955 SGE S75 1 655 
3 310 
330 
1945 GE 6600 12 500 
1958 PARS 6600 9 100 
21 600 
21 600 
1948 CGE 6900 4 000 
1959 GE 6600 6 000 
10 000 
10 000 
USE STO. 
1940 ELLI 550 1 500 
1953 BBC 550 2 500 
4 000 
4 000 
1970 EE 13800 11 000 
1970 EE 13800 13 000 
24 000 


24 000 


STEAM 
BOILERS 
CHAUDIERES 
YEAR AND 
MANUFACTURER 
ANNEE ET 
FABRICANTS 
MANITOBA HYDRO 
BRANDON 1957 CE 
1958 CE 
LATITUDE 49 50 1958 CE 
LONGITUDE 99°53) 1958 CE 
1970 BW 
PRINCIPAL FUEL - LIGNITE COAL 
SELKIRK 1960 BW 
1960 BW 
LATITUDE 50 09 
LONGITUDE 96 52 
PRINCIPAL FUEL - LIGNITE COAL 
WINNIPEG CITY OF 
AMY STREET 1924 JI 
1924 JI 
LATITUDE 49 53 1924 JI 
LONGITUDE 97509 1930 JI 
1950 BW 
1952 BW 
19 53 BW 
1957 BW 
PRINCIPAL FUEL - LIGNITE COAL 
SASKATCHEWAN 
DOMTAR CHEMICALS GROUP 
UNITY 1948 FW 
1948 FW 
LATITUDE 52527 1969 CVvIc 
LONGITUDE 109 10 


PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 


HUDSON BAY MINING & SMELTING CO LTD 


FLIN FLON 1951 BW 
1951 BW 
LATITUDE 54 46 1967 
LONGITUDE 101 53 1974 BW 
1974 BW 
PRINCIPAL FUEL - WASTE HEAT 
PRINCE ALBERT PULP CO LTD 
PRINCE ALBERT 1968 BW 
1968 BW 
LATITUDE 53Z 1970 BW 
LONGITUDE 105 51 1970 BW 
1975 BW 


PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 


KPA 


KPA 


4309 
4309 
4309 
4309 
9136 


6033 
6033 


1724 
1724 
1724 
1724 
1724 
2758 
2758 
1724 


1517 
1517 
1517 


3103 
3103 
1379 
3103 
3103 


4137 
4137 
4137 
4137 
4137 


STEAM 
TEMP 
VAPEUR 
TEMP 


491 
491 


288 
288 
288 
288 
316 
35) 
399 
316 


399 
399 
232 
382 
382 


399 
399 
399 
399 
399 


- 79 - 


CAPACITY 


CAPACITE 


33 
33 
33 
33 
105 


66 
66 


15 
25 


1 


6 
15 


22 


KW 


000 
000 
000 
000 
000 


000 
000 


000 
000 
000 
000 


000 


000 
000 


312 


PRIME MOVERS 
MOTEURS PRIMAIRES 
YEAR AND 
MG/HR MANUFACTURER TYPE THROTTLE RPM 
ANNEE ET TYPE SOUPAPE T/MN 
MG/HR FABRICANTS 
KPA Cc 
147 1957 VEC. AC 4137 441 3600 
147 1958 MVC’ Ce 4137 441 3600 
m47% 19518 MVC aC 4137 441 3600 
147 1958 MVC FE 4137 441 3600 
397 1970 BBC Cc 8618 510 3600 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - CHARBON LIGNITE 
212, 19610 PARS C 5861 482 3600 
272 1960 PARS C 5861 482 3600 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL ~- CHARBON LIGNITE 
32 1924 HOWD C 1724 288 3600 
32 1924 HOWD C 1724 288 3600 
SZ eto, BBC & 2758 399 3600 
328 71958 BBC (e 2758 399 3600 
ey 
75 
27 
57 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - CHARBON LIGNITE 
MANITOBA, TOTAL 
9 1948 WM 1517 266 4053 
9 
27 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 
aie 195i GE (e 2758 385 3600 
21 1976 AC Cc 2758 399 3600 
44 
sy 
45 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - RECUPERATION THERMIQUE 
181 1968 SLAV B 4137 399 3600 
162 
68 
68 
78 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 


VAPEUR 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1957 MVIC 13800 33 000 
1958 MVIC 13800 33 000 
1958 MVIC 13800 33 000 
1958 MVIC 13800 33 000 
1970 BBC 13800 105 000 
237 000 
1960 PARS 13800 66 000 
1960 PARS 13800 66 000 
132 000 
369 000 
1924 PARS 12500 5 000 
1924 PARS 12500 5 000 
1952 BBC 12600 15 000 
1954 BBC 12600 25 000 
50 000 
50 000 
447 000 
1948 EE 600 1 150 
1 150 
1 150 
1951 GE 6900 6 000 
1976 AC 6900 15 000 
21 000 
21 000 
1968 SLAV 13800 22 a2 
Z2eoie 


P37) S73 


STEAM 
BOILERS 
CHAUDIERES 
YEAR AND 
MANUFACTURER 
ANNEE ET 
FABRICANTS 

SASKATCHEWAN POWER CORP 

A L COLE 19 28 BW 
1929 BW 

LATITUDE 52. 07 1939 BW 

LONGITUDE 106 38 1950 BW 
1954 BW 
1955 FW 
1957 CE 


PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 


BOUNDARY DAM 1959 
1960 
LATITUDE 49 08 1969 
LONGITUDE 102 59 1970 
1973 
1978 


PRINCIPAL FUEL - LIGNITE COAL 


ESTEVAN 1948 
1950 
LATITUDE 49 08 19 53 
LONGITUDE 102059 1957 
1957 


PRINCIPAL FUEL - LIGNITE COAL 


POPLAR RIVER 1980 


LATITUDE 49 06 
LONGITUDE 105° 31 


PRINCIPAL FUEL - LIGNITE COAL 


QUEEN ELIZABETH 1958 
1959 
LATITUDE 52507 1972 


LONGITUDE 106 38 


PRINCIPAL FUEL - SUBBITUMINOUS COAL 


ALBERTA 


A E C POWER LTD 


MILDRED LAKE 1977 
1977 
LATITUDE 57 02 1977 
LONGITUDE 111 36 1978 
1978 


PRINCIPAL FUEL —- NATURAL GAS 


ALBERTA GOVERNMENT SERVICES 


ALTA HOSPITAL-EDMONT 1946 

1961 
LATITUDE Sees! 1969 
LONGITUDE 113 28 1977 


PRINCIPAL FUEL —- NATURAL GAS 


BW 


FW 
FW 
BW 


BW 
BW 
BW 
BW 
BW 


BW 
BW 
BW 
TIW 


KPA 


KPA 


2758 
2758 
2758 
2758 
2758 
2861 
5964 


6033 
6033 
13100 
13100 
13100 
13100 


2896 
2896 
2896 
2896 
2896 


13100 


6033 
6033 
8963 


6550 
6550 
6550 
6550 
6550 


1034 
1034 
3103 
3103 


STEAM 
TEMP 
VAPEUR 
TEMP 


541 


491 
491 
516 


510 
510 
510 
510 
510 


186 
186 
S57, 
371 


PRIME MOVERS 


- 80 - 


MOTEURS PRIMAIRES 


YEAR AND 
MG/HR MANUFACTURER TYPE THROTTLE RPM CAPACITY 
ANNEE ET TYPE SOUPAPE T/MN CAPACITE 
MG/HR FABRICANTS 
KPA Cc KW 
Se ee) PARS C 2758 391 3600 10 000 
39 1947 PARS ~C 2758 427 3600 15 000 
64 1953 PARS C 2758 427 3600 25 000 
82 1954 PARS C 2758 427 3600 25 000 
102 119537 PARS C 5964 488 3600 33 000 
136 
150 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 
PPR AKC) PARS C 6033 488 3600 66 000 
272 1960 PARS C 6033 488 3600 66 000 
476 1969 CGE Cc 12411 538 3600 150 000 
476 1970 CGE Cc 12411 538 3600 150 000 
476 1973 HLTA =C 12411 538 3600 150 000 
685) 1978 HELA SC 12411 538 3600 292 500 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL ~- CHARBON LIGNITE 
36 1950 PARS ¢ 2896 399 3600 15 000 
45 1953 PARS C 2896 399 3600 20 000 
ST 195i MVIC iG 2896 399 3600 30 000 
102 
102 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - CHARBON LIGNITE 
885 1980 HITA C 12411 538 3600 294 000 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - CHARBON LIGNITE 
212 1958 BBC Cc 6033 488 3600 66 000 
212959) EE c 6033 488 3600 66 000 
386 1972 HITA C 8618 510 3600 100 000 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - CHARBON SOUSBITUMINEUX 
SASKATCHEWAN, TOTAL 
340 1978 CGE B 6205 496 3600 50 000 
340 1978 CGE B 6205 496 3600 50 000 
340 1978 CGE B 6205 496 3600 50 000 
340 1978 CGE Cc 6205 496 3600 50 000 
340 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL ~ GAZ NATUREL 
11 1929 BM B 1034 186 400 500 
14 1970 WY¥SS P 2827 349 1200 2 500 
23 
23 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 


MAIN GENERATORS 


VAPEUR 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER 
ANNEE ET 
FABRICANTS 
1929 PARS 
1947 PARS 
Liss) PARS 
1954 PARS 
1957 PARS 
1959 PARS 
1960 PARS 
1969 CGE 
1970 CGE 
1973. HITA 
1978 HITA 
1950 PARS 
1953 PARS 
1957 MVIC 
1980 HITA 
1958 BBC 
1959 EE 
1972 HITA 
1978 CGE 
1978 CGE 
1978 CGE 
1978 CGE 
1929 CGE 
1971 BBC 


VOLTS 


VOLTS 


13200 
13800 
13800 
13800 
14400 


14400 
14400 
16000 
16000 
15000 
18000 


13800 
13800 
14400 


18000 


14400 
14400 
13800 


13800 
13800 
13800 
13800 


2300 
4160 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


10 000 
15 000 
25 000 
25 000 
30 000 


105 000 


66 000 
66 000 
150 000 
150 000 
150 000 
292 500 


874 500 


15 000 
20 000 
30 000 


65 000 


294 000 


294 000 


75 000 
66 000 
100 000 


241 000 


175792500 


1 623 962 


50 000 
50 000 
50 000 
60 000 


210 000 


210 000 


500 
2 500 


3 000 


STEAM 


CLARESHOLM CARE CNTR 


LATITUDE 
LONGITUDE 


Oz 
113° 35 


BOILERS 


CHAUDIERES 


YEAR AND 
MANUFACTURER 
ANNEE ET 
FPABRICANTS 


1960 FW 
1960 FW 
1969 TIW 


PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 


ALBERTA POWER LTD 
BATTLE RIVER 


LATITUDE 
LONGITUDE 


52 35 
112 04 


19 56 CE 
1964 CE 
1969 CE 
1975 CE 
1981 CE 


PRINCIPAL FUEL - SUBBITUMINOUS COAL 


H R MILNER 
LATITUDE 53 56 
LONGITUDE 118 30 


PRINCIPAL FUEL - CANADIAN BITUMINOUS COAL 


ALBERTA SUGAR CO 


TABER 
LATITUDE 49 47 
LONGITUDE 112 08 


1973 BW 


19 50 BWGN 
19 50 BWGM 
1960 BWGM 


PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 


ALTA PUBLIC WORKS SUPPLY & SERVICES 


LEGISLATURE BUILDING 


LATITUDE 
LONGITUDE 


53° 33 
113 28 


1950 FW 
1951 FW 
1954 FW 


PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 


MICHENER CENTRE SOUTH 
LATITUDE 52°16 
LONGITUDE 113 48 


PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 


AMOCO CANADA PETROLEUM CO LTD 


EAST CROSSFIELD 


51 126 
114 01 


LATITUDE 
LONGITUDE 


1949 VKEL 
19'53 FW 
1957 FW 
1967 FW 
1968 TIW 
1968 TIW 
1968 TIW 
1968 TIW 


PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 


KPA 


KPA 


1241 
1241 
1241 


4137 
4137 
14824 
13031 
11170 


8963 


2827 
2827 
2827 


1276 
1276 
1276 


1103 
1103 
1103 
1103 


2068 
2068 
2068 
2068 


=. 84) — 


PRIME MOVERS 


MOTEURS PRIMAIRES 


STEAM YEAR AND 
TEMP MG/HR MANUFACTURER TYPE THROTTLE 
VAPEUR ANNEE ET TYPE SOUPAPE 
TEMP MG/HR FABRICANTS 
Cc KPA c 
193 5 1960 GE B 1207 192 
193 eek}? WAUM D 
193 11 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 
441 172 1956 ° BBC c 4137 441 
441 172 «1964 BBC 4137 441 
541 483 1969 GE c 12411 541 
541 503 1975 GE Cc 12411 538 
541 499 1981 HiTA 7C 11170 538 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - CHARBON SOUSBITUMINEUX 
513 612 1973 HITA C 8618 510 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - CHARBON BITUMINEUX CANADIEN 
329 S250 WEST B 2827 329 
329 3 2 SOT, BBC B 2827 329 
329 36 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 
194 14° 1946 BM B 1276 noZ 
194 14 1953 SENG B 1276 192 
194 14 1959 BM B 1276 194 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 
186 2 1926 BM B 1103 186 
186 a EO BM B 1103 186 
186 11. 1961 WEST B 1103 186 
188 16 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 
216 32 1968 B 414 152 
216 66 1968 B 414 152 
104 32 
104 66 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 


RPM CAPACITY 


T/MN CAPACITE 


KW 
5500 400 
1800 125 
3600 30 000 
3600 32 000 
3600 150 000 
3600 154 036 
3600 375 000 


3600 150 000 


3600 2 500 
7500 5 000 
360 500 
S21, 800 
8000 800 
514 100 
400 250 
6020 400 
3650 450 
3650 450 


MAIN GENERATORS 


VAPEUR 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER 
ANNEE ET 
FABRICANTS 
1960 GE 
1972 TA 
1956 BBC 
1964 BBC 
1969 GE 
1975 GE 
1981 HITA 
1973 HITA 


1950 WEST 
1967 BBC 
1953 LDM 
1959 CGE 
1965 MP 
1926 CGE 
1930 MP 
1961 WEST 
1970 EM 
1970 EM 


VOLTS 


VOLTS 


2400 
2400 


14400 
14400 
16000 
16000 
21000 


15000 


2300 
2300 


2400 
2400 
2400 


2375 
2375 
2375 


440 
440 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


400 
WZ. 


525 

=} by4s) 
30 000 
32 000 
150 000 
154 000 
375 000 


741 000 


150 000 


150 000 


891 000 


2 000 
4 300 


6 300 


6 300 


500 


800 
800 


2 100 


100 
250 
400 


750 


2 850 


STEAM 


BOILERS 


CHAUDIERES 


YEAR AND 
MANUFACTURER KPA 


- 


ANNEE ET 
FABRICANTS KPA 


BUILDING PRODUCTS OF CAN LTD 

EDMONTON 1954 WWT 4137 
1973 TIW 1207 

LATITUDE 53) 33 

LONGITUDE 113 28 


PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 


BUILDING SERVICES ALTA HOSPITAL 


PONOKA HOSPITAL 19 50 FW USiehs) 
1951 FW 1379 
LATITUDE 52 42 1954 FW 1379 


LONGITUDE als} SIs) 


PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 


CELANESE CANADA INC 


CLOVER BAR PLANT 19/53 FW 4137 
1953 FW 4137 
LATITUDE 53 34 19153 FW 4137 
LONGITUDE 113 20 1953 FW 4137 
1966 BW 4137 


PRINCIPAL FUEL —- NATURAL GAS 


DOW CHEMICAL CANADA INC 


POWER PLANT 1967 FW 3103 
1967 FW 3103 
LATITUDE 53 43 1974 BW 1724 
LONGITUDE sha ese Jes} 1974 BW 1724 
AgT9) FW 5860 
1979 FW 5860 


PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 


EDMCNTON POWER 


CLOVER BAR 1970 BW 12411 

19°73 BW 12411 
LATITUDE 537539 1977 BW 12411 
LONGITUDE 113 20 19:79 BW 12411 


PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 


ROSS DALE 1932 BW 2758 
1938 BW 2758 
LATITUDE 5335. 1941 BW 2758 
LONGITUDE 1135528 1947 BW 2758 
1949 BW 2758 
1953 BW 2758 
LESS) BW 2758 
1960 BW 5861 
1963 BW 5861 


1966 BW 5861 


PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 


STEAM 
TEMP MG/HR 


- 


PRIME MOVERS 


MOTEURS 


YEAR 


eS 


AND 


PRIMAIRES 


MANUFACTURER TYPE THROTTLE 


TYPE SOUPAPE 


KPA 


4137 


404 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 


1344 
1344 
1344 


197 
197 
197 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 


5861 
5861 


399 
399 
B99 


GAZ NATUREL 


399 
399 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 


VAPEUR ANNEE ET 
TEMP MG/HR FABRICANTS 

Cc 
404 16 1954 CGE B 
192 9 
198 14 1951 BM B 
198 14 1961 BBC B 
198 va? 1960 BBC B 
399 1255 51:95)3 WEST D 
399 125291953 WEST D 
399 112511953; WEST D 
399 25 
399 163 

COMBUSTIBLE PRINCIPAL - 
240 S29 GE B 
240 BA yo) GE B 
210 68 
210 68 
399 Za 
899 227 
538 499 1970 Wicca as 
538 ESS 973: WY¥SS ~¢ 
538 LE ETAL Puoey 
538 499 1979 HITA € 

COMBUSTIBLE PRINCIPAL 
399 on 1939 PRES C 
399 75 1944 PARS C 
399 7S A949 PARS C¢ 
399 Va “WOEs) PARS C 
399 755 1955 BBC Cc 
399 91 1960 BBC (c 
399 150 1963 PARS@ Cc 
482 2991966 PARS C 
482 299) 
482 302 


12411 
12411 
12411 
12411 


538 
538 
538 
538 


- GAZ NATUREL 


2586 
2586 
2586 
2586 
2586 
5861 
5861 
5861 


399) 
399 
B99) 
399 
399 
482 
482 
482 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 


RPM CAPACITY 


T/MN CAPACITE 


KW 


4900 1 000 


400 200 
9750 600 
9750 600 


3600 6 000 
3600 6 000 
3600 6 000 


3600 18 372 
3600 18 372 


3600 165 000 
3600 165 000 
3600 165 000 
3600 165 000 


3600 15 000 
3600 15 000 
3600 30 000 
3600 30 000 
3600 30 000 
3600 75 000 
3600 75 000 
3600 75 000 


MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER 
ANNEE ET 
FABRICANTS 
1954 CGE 
1951 SGE 
1961 BBC 
1961 BBC 


1953 WEST 
1953 WEST 
1953 WEST 


1970 OERL 
1973 OERL 
ADT? HITA 
1979 HITA 


1939 PARS 
1944 PARS 
1949 PARS 
1953 PARS 
1955 BBC 
1960 BBC 
1963 PARS 
1966 PARES 


VOLTS 


VOLTS 


440 


2300 
2300 
2300 


6900 
6900 
6900 


16000 
16000 
16000 
16000 


13800 
13800 
13800 
13800 
13800 
14400 
14400 
14400 


VAPEUR 


CAPACITY 


CAPACITE 


ana 


Uta 
165 
165 
165 


6 


15 
US) 
30 
30 
30 
us 
75 
US 


KW 


125 


1125 


1 at25 


200 
600 
600 


1 400 


1 400 


600 
600 
600 


19 800 


19 800 


000 
000 
000 
000 


60 000 


000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 


345 000 


10 


05 000 


STEAM 
BOILERS PRIME MOVERS 
CHAUDIERES MOTEURS PRIMAIRES 
YEAR AND STEAM YEAR AND 


MANUFACTURER KPA TEMP MG/HR MANUFACTUKER 


TYPE THROTTLE 


ANNEE ET VAPEUR ANNEE ET TYPE SOUPAPE 
FABRICANTS KPA TEMP MG/HR FABRICANTS 
Cc KPA 

FOOTHILLS HOSPITAL 
CALGARY 1961 FW 1724 207 235 1966 WEST B 1724 

1961 FW 1724 207 23 1966 WEST B 1724 
LATITUDE DaO3 1969 BW 3447 399 Sy) OAL SLAV B 3275 
LONGITUDE 114 05 1972 TIW 3447 399 68 1980 SLAV B 3275 
PRINCIPAL FUEL — NATURAL GAS COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUR 


GULF CANADA RESOURCES INC 


RIMBEY 1961 CE 3103 279 45 1961 

1961 CE 3103 279 45 1961 
LATITUDE 52 38 1961 CE 3103 279 45 1961 
LONGITUDE 114 14 1963 BW 3103 316 75 1963 
PRINCIPAL FUEL —- NATURAL GAS COMBUSTIBLE 


MEDICINE HAT CITY OF 


MEDICINE HAT 1945 FW 2068 288 37) {JE PAS) 
1949 FW 2068 288 32 1949 
LATITUDE 50 03 1953 FW 3447 399 TI N9I5S3 
LONGITUDE 110 40 19153 FW 3447 399 79 #1974 
1974 TIW 4137 427 75 
1980 FW 2930 399 136 
1980 FW 2930 399 136 
PRINCIPAL FUEL - WASTE HEAT GT COMBUSTIBLE 


PROCTER & GAMBLE CELLULOSE LTD 


WAPITI RIVER 1973 CE 6205 427 263.97 1973 
19773 CE 6205 427 204 
LATITUDE 55 10 1973 CE 1207 188 36 


LONGITUDE 118 48 


PRINCIPAL FUEL - SPENT PULPING LIQUOR COMBUSTIBLE 


SHERRITT-GORDON MINES LTD 

FORT SASKATCHEWAN 1954 CE 6205 399 68 1954 
1954 CE 6205 399 68 1959 

LATITUDE 53 43 

LONGITUDE 113 43 


PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS COMBUSTIBLE 


SOUTHERN ALTA INSTITUTE OF TECH 


POWER PLANT 1956 FW 1276 198 14 1959 
1967 BW 1276 191 32 

LATITUDE 5103 1967 BW 1276 191 32 

LONGITUDE 114 05 1975 BW 1276 191 41 


PRINCIPAL FUEL —- NATURAL GAS 


CWES 
CWES 
CWES 
CWES 


B 3103 
B 3103 
B 3103 
B 3103 


PRINCIPAL - GAZ NATUR 


PABS 
PARS 
PARS 
PARES 


1138 
1862 
3103 
4033 


aagana 


207 
207 
399 
399 


EL 


224 
224 
224 
224 


EL 


288 
288 
399 
427 


PRINCIPAL - RECUPERATION 


SLAV 


B 6205 


427 


RPM 


T/MN 


5000 
5000 
3600 
3600 


5000 
5000 
5000 
5000 


3600 
3600 
3600 
3600 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


000 
000 
600 
000 


ou 


000 
000 
000 
000 


ey 


3 000 
5 000 
30 000 
15 000 


THERMIQUE GT 


3600 


31 950 


PRINCIPAL - LESSIVE DE PATE EPUISEE 


BBC 
BBC 


CE 6033 
CE 6033 


399 
399 


PRINCIPAL - GAZ NATUREL 


BM 


B 1276 


192 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 


3600 
3600 


8000 


3 000 
3 000 


600 


MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER 
ANNEE ET 
FABRICANTS 
1966 WEST 
1966 WEST 
1971 ASEA 
1980 ASEA 
1961 CWES 
1961 CWES 
1961 CWES 
1963 CWES 
1929 PARS 
1949 PARS 
1953 PARS 
1974 PARS 
1973 SLAV 
1954 BBC 
1959 BBC 
19:59) MP 


VOLTS 


VOLTS 


13200 
13200 
13200 
13200 


480 
480 
480 
480 


2300 
13800 
13900 
13800 


13800 


4160 


4160 


4150 


VAPEUR 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


—- = 
Oo 
Oo 
Co 


30 000 
15 000 


31 950 


311950 


31/7950 


2 500 
2 500 


5 000 


5 000 


600 


600 


600 


STEAM 
BOILERS 
CHAUDIERES 
YEAR AND 
MANUFACTURER KPA 
ANNEE ET 
FABRICANTS KPA 

ST REGIS (ALBERTA) LTD 

HINTON 1957 FW 4137 
1979 CE 4137 

LATITUDE 53:92) 

LONGITUDE 117 34 


PRINCIPAL FUEL ~ SPENT 


SUNCOR INC 

TAR ISLAND 1966 
1966 

LATITUDE 56 57, 1967 

LONGITUDE 111 26 1969 
1969 
1969 
1980 


PULPING LIQUOR 


FW 5481 
FW 5481 
FW 5481 
FWP 2930 
FWP 2930 
FWP 2930 
CE 5654 


PRINCIPAL FUEL — PETROLEUM COKE 


THE CANADIAN SALT CO LTD 


LINDBERGH 1948 FW 1551 
1948 FW 1551 

LATITUDE 53053 1971 FW 1551 

LONGITUDE 110 40 

PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 

TRANSALTA UTILITIES CORP 

SUNDANCE 1970 CE 16892 
1973 CE 16892 

LATITUDE 531030 1976 CE 17065 

LONGITUDE 114 33 1976 CE 17065 
1977 CE 17065 
1980 CE 17065 

PRINCIPAL FUEL - SUBBITUMINOUS COAL 

WABAMUN 19 56 BWGM 5861 
1958 BWGM 5861 

LATITUDE 53.33 1962 CE 14479 

LONGITUDE 114 29 1967 CE 16892 

PRINCIPAL FUEL ~ SUBBITUMINOUS COAL 

WESTERN CO-OPERATIVE FERTILIZER LTD 

MEDICINE HAT 1956 BH 3103 

LATITUDE 50 03 

LONGITUDE 110 40 


PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 


STEAM 
TEMP 
VAPEUR 
TEMP 


(e 


399 
399 


399 
39.9 
399 
327 
327 
327 
399 


203 
203 
203 


541 
541 
541 
541 
541 
541 


482 
482 
541 
541 


329 


YEAR AND 
MG/HR MANUFACTURER TYPE THROTTLE RPM CAPACITY 
ANNEE ET TYPE SOUPAPE T/MN CAPACITE 
MG/HR FABRICANTS 
KPA Cc KW 
137 1957 GE cD 4137 399 3600 21 960 
186 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - LESSIVE DE PATE EPUISEE 
374 1966 GE BE 5481 399 3600 32 500 
374 1967 GE BE 5481 399 3600 32 500 
374 
52 
52 
DZ 
125 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - COKE DE PETROLE 
1Se 1958 CGE B 1551 203 3600 376 
15 1964 CGE B 1551 203 4600 600 
17 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 
9302 197.0 EE c 16203 538 3600 300 000 
93:0) 71973 EE c 16203 538 3600 300 000 
1979) “1976 CGE Cc 16203 538 3600 375 000 
1179 976 ACGE C 16203 538 3600 375 000 
UIA U7 ACGE C 16203 538 3600 375 000 
1179 1980 ACGE C 16203 538 3600 387 000 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - CHARBON SOUSBITUMINEUX 
283 1956 MVIC C 5861 482 3600 66 000 
283 1958 MVIC C 5861 482 3600 66 000 
460 1962 AEI (e; 12411 538 3600 150 000 
9308 1967 AEI c 16203 538 3600 300 000 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - CHARBON SOUSBITUMINEUX 
Lilie SAID 6 GE BC 3103 329 4987 785 


Sy = 


PRIME MOVERS 


MOTEURS PRIMAIRES 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 


ALBERTA, 


TOTAL 


MAIN GENERATORS 


VAPEUR 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER 
ANNEE ET 
FABRICANTS 
1957 GE 
1967 GE 
1967 GE 
1958 WEST 
1964 CGE 
1970 EE 
sis) EE 
1976 EE 
1976 EE 
1977 EE 
1980 ACGE 
1956 MVIC 
1958 MVIC 
1962 MVIC 
1967 AEI 
1956 GE 


VOLTS 


VOLTS 


13800 


13800 
13800 


600 
2400 


18500 
18500 
20000 
20000 
20000 
20000 


13800 
13800 
16500 
18500 


480 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


21 960 


21 960 
21 960 


32 500 
32 500 


65 000 


65 000 


376 
600 


976 


976 


300 
300 
400 
400 
400 
400 


000 
000 
000 
000 
000 
000 
2 200 000 
66 000 
66 000 
150 000 
300 000 


582 000 


2 782 000 


800 


800 


800 


5 124 886 


STEAM 


BOILERS 


CHAUDIERES 


YEAR AND 
MANUFACTURER 
ANNEE ET 
FABRICANTS 


KPA 


KPA 


BRITISH COLUMBIA - COLOMBIE-BRITANNIQUE 


B C FOREST 
COWICHAN 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL 


CROFTON 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL 


MACKENZIE 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL 


VICTORIA 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL 


B C SUGAR 
VANCOUVER 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRODUCTS LTD 


48 53 
124 13 


FUEL - WOOD REFUSE 


48 52 
123539 


FUEL ~- HEAVY 


55) 20 
eases) 


FUEL - SPENT 


48 25 
a23)822 


19 30 vs 
1968 CE 
1958 CE 
1958 FW 
1958 FW 
1964 CE 
1964 FW 
1975 BW 
1978 FW 
FUEL OIL 
1972 BW 
1972 CE 


4757 
4757 
4757 
4757 
4757 
4757 
4757 


4137 
4137 


PULPING LIQUOR 


FUEL - WOOD REFUSE 


49 16 
25087, 


PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 


EB C TIMBER 


CELGAR PULP MILL 


LATITUDE 
LONGITUDE 


51 02 
118 32 


PRINCIPAL FUEL - WOOD REFUSE 


WATSON ISLAND 


LATITUDE 
LONGITUDE 


54 14 
130 18 


1917 BW 
1925  VUIW 
1929 VUIW 
1932 BW 
1947 BWGM 
1947 BWGM 
1960 CE 
1960 FW 
1963. BW 
1950 FW 
1950 FW 
1966 BW 
1966 BW 


1172 
EWS) 
1276 
3103 


327) 
3275 


4137 
4137 
4137 


4137 
4137 
4137 
4137 


PRINCIPAL FUEL - SPENT PULPING LIQUOR 
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PRIME MOVERS 


MOTEURS PRIMAIRES 


STEAM YEAR AND 
TEMP MG/HR MANUFACTURER TYPE THROTTLE RPM CAPACITY 
VAPEUR ANNEE ET TYPE SOUPAPE T/MN CAPACITE 
TEMP MG/HR FABRICANTS 
Cc KPA c KW 
232 S6megtS AC (e 1034 17 3600 750 
441 36 1915 AC c 1379 17 3600 800 
1918 AC Cc 1379 17 3600 2 000 
1945 AC c 4137 441 3600 5 000 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL ~ DECHETS DE BOIS 
399 113 1981 HITA B 4137 399 3600 38 000 
399 91 
Shy) 91 
399 113 
399 136 
399 127 
399 249 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - MAZOUT LOURD 
410 156 1929 WEST 4137 398 3600 20 000 
410 181 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - LESSIVE DE PATE EPUISEE 
260 11 1940 GE c 1207 232 3600 3 000 
192 20 1950 AC c 1207 232 3600 1 500 
192 16 
371 PRI 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DECHETS DE BOIS 
343 26 1947 WEST B 3275 343 3600 1 000 
343 26 1947 WEST B SZ75) 343 3600 1 000 
1974 PB B 3275 343 1800 3 000 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 
399 114 1963 CGE Cc 4137 399 3600 2 500 
399 129 
399 95) 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DECHETS DE BOIS 
399 ddSer 1950 WORT BE 4137 399 3600 7 500 
399 113 1966 BBC BE 4137 399 3600 37 000 
399 295 
399 240 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - LESSIVE DE PATE EPUISEE 


VAPEUR 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1915 AC 480 750 
1915 AC 480 800 
1918 AC 480 2 000 
1966 AC 4160 5 000 
8 550 
1981 HITA 13800 38 000 
38 000 
1979 MITI 13800 20 000 
20 000 
1940 GE 4160 3 000 
1950 AC 600 1 500 
4 500 
71 050 
1947 WEST 2300 fq -250 
1947 WEST 2300 1 250 
1974 CGE 2300 3 000 
5 500 
5 500 
1963 CGE 2300 2 500 
2 500 
1950 EM 6900 7 500 
1966 BBC 13800 34 500 
42 000 


STEAM 


BRITISH COLUMBIA HYDRO & POWER AUTH 


PRINCIPAL FUEL - 


BOILERS 


CHAUDIERES 


YEAR AND 


MANUFACTURER 


ANNEE ET 
FABRICANTS 


BURRARD 1962 CB 
1963 CB 
LATITUDE 49 17 1965 CE 
LONGITUDE iZ2eo2 1967 CE 
1968 CE 
1975 CE 
PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 
CANADIAN FOREST PRODUCTS LTD 
PORT MELLON 1947 CE 
1956 CE 
LATITUDE 49 32 1962 BW 
LONGITUDE 23029) 1962 BW 
1965 CE 


SPENT 


CARIBOO PULP & PAPER CO 


QUESNEL 1972 BW 
1972 FW 

LATITUDE 37) 3) noi FW 

LONGITUDE 1225 30 1981 ZURN 


PRINCIPAL FUEL - 


PRINCIPAL FUEL - 


SPENT 


CRESTBROOK PULE & PAPER LTD 
SKOOKUMCHUCK 1968 MITI 
1968 MITI 
LATITUDE 49 49 
LONGITUDE 115 44 
PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 
CROWN ZELLERBACH CANADA LTD 
CAMPBELL RIVER 19152 CE 
1952 CE 
LATITUDE 50 04 1963 BWGM 
LONGITUDE 1255117 1966 BW 
1979 BW 
PRINCIPAL FUEL - WOOD REFUSE 
KELOWNA 1950 BW 
1956 BWGM 
LATITUDE 49 53 1963 BWGM 
LONGITUDE 19) 29 
PRINCIPAL FUEL - WOOD REFUSE 
NEW WESTMINISTER 19 50 CE 
1950 CE 
LATITUDE 49 12 
LONGITUDE 122.5595 


WOOD REFUSE 


KPA 


KPA 


12755 
12755 
12755 
12755 
12755 
12755 


2758 
2758 
2758 
2758 
2758 


PULPING LIQUOR 


4137 
4137 
4137 
4137 


PULPING LIQUOR 


4137 
4137 


4137 
4137 
4137 
4137 
4137 


1496 
1999 
2758 


4137 
4137 


=, §86.= 


PRIME MOVERS 


MOTEURS PRIMAIRES 


CAPACITY 


CAPACITE 


K 


150 
150 
150 
150 
150 
162 


1 
3 


28 


iS) 


25 


= Wh 


000 
000 
000 
000 
000 
500 


500 
000 


000 


000 


800 
255 
000 


000 
500 
000 


000 


STEAM YEAR AND 
TEMP MG/HR MANUFACTURER TYPE THROTTLE RPM 
VAPEUR ANNEE ET TYPE SOUPAPE T/AN 
TEMP MG/HR FABRICANTS 
Cc KPA ¢ 
543 476 1962 AEI Cc 42411 538 3600 
543 476 1963 AEI Cc 12411 538 3600 
543 476 1965 AEI Cc 12411 538 3600 
543 8768819675 AEDS Cerei24an 538 3600 
543. 476 1968 ACGE C- 12411 538 3600 
543 476 1975 EE Caeeiedin 538 3600 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 
288 34 1928 WEST BP 2758 288 3600 
288 35 1947 WEST C 2758 288 3600 
288 100 
288 100 
288 100 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - LESSIVE DE PATE EPUISEE 
399 232 1972 TOBA B 4137 399 3600 
399 218 
399 59 
399 113 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - LESSIVE DE PATE EPUISEE 
421 91 1968 MITI B 4137 421 3600 
yal alas 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 
S}7/4 45 1964 WEST B 4137 371 5000 
371 45 1965 CGE B 4137 371 5500 
371 Tim9el) MAWES T BEBE) oi 371 3600 
371 181 
371 +181 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DECHETS DE BOIS 
232 141954 GE Cc 1034 260 3600 
213 23 1961 AC Cc 2758 371 3600 
371 DTIC S EGE c 1620 316 3600 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DECHETS DE BOIS 
385 34 1950 GE BP 4137 385 3600 
385 34 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DECHETS DE BOIS 


VAPEUR 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1962 AEI 16500 150 000 
1963 AEI 16500 150 000 
1965 AEI 16500 150 000 
1967 AEI 16500 150 000 
1968 ACGE 16500 150 000 
1975 EE 16500 162 500 
912 500 
912 500 
1928 WEST 2300 1 500 
1947 WEST 2300 3 000 
4 500 
4 500 
1972 TOBA 13800 28 000 
28 000 
28 000 
1968 MITI 13800 15 000 
15 000 
15 000 
1964 CGE 250 800 
1965 CGE 250 34 255. 
1981 MITI 13800 25 000 
297055 
1954 GE 2300 2 000 
1961 AC 2300 3 500 
1963 GE 2300 1 000 
6 500 
1950 GE 2300 6 000 
6 000 


41 555 


STEAM 


EVANS PRODUCTS CO LTD 


GOLDEN 
LATITUDE 51 18 
LONGITUDE 116 58 


BOILERS 


CHAUDIERES 


YEAR AND 
MANUFACTURER 
ANNEE ET 
FABRICANTS 


1966 BWGM 


PRINCIPAL FUEL - WOOD REFUSE 


MACMILLAN BLOEDEL LTD 


CANADIAN WHITE PINE 19 46 BW 
1948 BW 
LATITUDE 49 16 1950 BW 
LONGITUDE 123 07 19 54 FW 
PRINCIPAL FUEL - WOOD REFUSE 
CHEMAINUS 1926 WHT 
1926 WWT 
LATITUDE 48 55 1926 WaT 
LONGITUDE 123 43 1954 CE 
PRINCIPAL FUEL - WOOD REFUSE 
HARMAC 1950 CE 
1950 CE 
LATITUDE 49 10 1950 CE 
LONGITUDE 123 56 1953 CE 
1953 CE 
1963 BW 
1965 CE 


PRINCIPAL FUEL - SPENT 


PORT ALBERNI 


LATITUDE 
LONGITUDE 


49 14 
124 48 


PRINCIPAL FUEL - SPENT 


POWELL RIVER 


LATITUDE 
LONGITUDE 


49 52 
124 33 


PRINCIPAL FUEL - HEAVY 


NORTHWOOD PULP & TIMBER 
FRASER FLATS 


LATITUDE 
LONGITUDE 


54 00 
123 00 


KPA 


KPA 


4826 


1379 
1379 
1379 
1896 


1103 
1103 
1103 
1207 


4137 
4137 
4137 
4137 
4137 
4137 
4309 


PULPING LIQUOR 


1947 CE 
1956 CE 
1956 CE 
1956 CE 
1956 BW 
1963 BW 
1978 CE 


4137 
4137 
4137 
4137 
4137 
4137 
4137 


PULPING LIQUOR 


1951 BW 
1958 FW 
1964 BW 
1967 CE 
1968 CE 
FOEL OIL 
LTD 

1966 FW 
1966 CE 
1968 WISC 
1981 CE 
1981 CE 


PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 


4137 
4137 


4137 


6205 
6378 


4482 
4482 
4482 
4482 
4482 


STEAM 
TEMP 
VAPEUR 
TEMP 


c 


399 


282 
288 
198 
282 


188 
188 
188 
260 


399 
599 
399 
399 
399 
399 
399 


399 
399 
399 
399 
399 
399 
399 


427 
427 
427 
496 
444 


399 
B99 
385 
399 
399 


PRIME MOVERS 


MOTEURS PRIMAIRES 
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YEAR AND 
MG/HR MANUFACTUKER TYPE THROTTLE RPM CAPACITY 
ANNEE ET TYPE SOUPAPE T/MN CAPACITE 
MG/HR FABRICANTS 
KPA KW 
36 1966 PARS C 2586 371 3600 7 500 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DECHETS DE BOIS 
11. 1956 PARS C 1207 296 3600 4 000 
29 
2S) 
39 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DECHETS DE BOIS 
6 1950 AC cS 1103 210 3600 750 
6 
6 
45 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL ~- DECHETS DE BOIS 
Zi 953 CGE BE 2241 371 4700 th ASX) 
50 1963 PARS C 1034 293 3600 4 000 
230 1963 CGE B 4137 399 36005593 17500 
39 
64 
147 
us 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - LESSIVE DE PATE EPUISEE 
40 1963 GE BE 4137 399 3600 28 000 
69 
82 
82 
109 
98 
136 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - LESSIVE DE PATE EPUISEE 
68 1951 BBC BE 3792 413 3000 12 500 
68 1967 CGE BE 6205 496 3600 36 000 
91 
181 
171 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - MAZOUT LOURD 
204 1973 SLAV B 4378 399 3600 28 800 
PAP NERS SLAV B 4378 399 3600 28 000 
45 
227 
235 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 


VAPEUR 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1966 PARS 4160 7 500 
7 500 
7 500 
1956 PARS 2300 4 000 
4 000 
1950 AC 600 750 
750 
1953 CGE 600 Un ZX) 
1963 PARS 2300 4 000 
1963 CGE 13800 31 500 
36 750 
1963 CGE 12400 26 000 
26 000 
1951 BBC 6600 10 500 
1967 CGE 13800 36 000 
46 500 
114 000 
1973 SLAV 13800 28 800 
1981 SLAV 14100 28 000 
56 800 


56 800 


STEAM 
BOILERS 
CHAUDIERES 
YEAR AND 
MANUFACTURER 
ANNEE ET 
FABRICANTS 

ScOTT PAPER LTD 

NEW WESTMINSTER 1947 Pw 

LATITUDE 49 12 

LONGITUDE 1 PISS 


PRINCIPAL FUEL - WOOD REFUSE 


TAHSIS COMPANY LTD 


GCLD RIVER 1967 Fu 
1967 SLAV 

LATITUDE 49 41 

LONGITUDE 126 07 

PRINCIPAL FUEL - HEAVY FUEL OIL 

WELDWOOD OF CANADA LTD 

FLAVELLE CEDAR DIV 1964 BWGM 

LATITUDE 49 17 

LONGITUDE AZZ OSA 

PRINCIPAL FUEL —- WOOD REFUSE 

WESTCOAST TRANSMISSION CO LTD 

TAYLOR 19S? vUuIW 
1957 VUIW 

LATITUDE 56 10 1957 vuIW 

LONGITUDE 120 41 1957 vVUIW 

PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 

WESTERN FOREST PRODUCTS LTD 

PORT ALICE 1949 CE 
1952 CE 

LATITUDE 50 23 1958 BW 

LONGITUDE UAL 25t/ 1976 CE 

PRINCIPAL FUEL - HEAVY FUEL OIL 

WOODFIBRE 1961 BW 
1965 BW 

LATITUDE 49 40 1966 BW 

LONGITUDE 7} US) 1975 TR 
1981 ZURN 

PRINCIPAL FUEL - HEAVY FUEL OIL 


KPA 


KPA 


4137 
4137 


4137 


2896 
2896 
2896 
2896 


4137 
4137 
4137 
4137 


3861 
3861 
3861 
2068 
3861 


STEAM 
TEMP 


VAPEUR 
TEMP 


400 
400 


385 


293 
293 
293 
293 


385 
385 
385 
385 


399 
399 
385 
214 
399 


PRIME MOVERS 


MOTEURS PRIMAIRES 


YEAR AND 
MG/HR MANUFACTURER TYPE THROTTLE RPM CAPACITY 
ANNEE ET TYPE SOUPAPE T/MN CAPACITE 
MG/HR FABRICANTS 
KPA c KW 
20m 1953 WORT B 3964 385 4295 615 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DECHETS DE BOIS 
136 1966 PARS C 4138 400 3600 1 500 
181 1982 SLAV B 4138 400 3600 27 964 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - MAZOUT LOURD 
36mm 95:9 GE Cc 1034 204 3600 3 000 
1964 GE cD 4137 385 3600 3 500 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DECHETS DE BOIS 
68551957 GE B 2758 288 5500 2 500 
68 1957 GE CE 2758 288 5500 2 500 
68 1957 GE CE 2758 288 5500 2 500 
68 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL + GAZ NATUREL 
84 1942 AC Cc 1103 210 3600 3 200 
84 1947 CGE cD 4137 385 3600 6 000 
75 1949 ELLI B 4137 385 3600 3 500 
215 1949 ELLI B 4137 385 3600 3 500 
1976 CGE B 4137 385 3600 16 600 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - MAZOUT LOURD 
59 1947 ELLI' B 3792 385 3600 2 000 
91 1947 ELLI' B 3792 385 3600 2 000 
79 1961 CGE (S 3792 385 3600 3 300 
91 
113 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - MAZOUT LOURD 


VAPEUR 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1953. GE 250 50 
1953 GE 250 20 
1953. GE 2200 400 
470 
470 
1966  PARS 2300 1 500 
1982 SLAV 13800 27 964 
29 464 
29 464 
1958 GE 480 3 000 
1965 GE 4160 3 500 
6 500 
6 500 
1957 GE 4160 2 500 
1957 GE 4160 2 500 
1957 GE 4160 2 500 
7 500 
7 500 
1942 ac 2900: 3 200 
1947 CGE 2300 6 000 
1949  ELLI 2300 3 500 
1949 ELLI 2300 3 500 
1976 CGE 13800 16 600 
32 800 
1947 ELLI 41460: 2 000 
1947 ELLI 4160 2 000 
1961 CGE 4160 3 000 
7 000 


STEAM 
BOILERS 
CHAUDIERES 
YEAR AND 
MANUFACTURER 
ANNEE ET 
FABRICANTS 

WEYERHAEUSER CANADA LTD 

KAMLOOPS 1965 CE 
1965 BW 

LATITUDE 50 40 1965 BW 

LONGITUDE 120 19 1972 BW 
1972 FW 
1972 FW 


PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 


NORTHWEST TERRITORIES - TERRITOIRES 


NORTHERN CANADA POWER COMM 


INUVIK Wey/ BWGM 
1959 BWGM 

LATITUDE 68 21 1959 BWGM 

LONGITUDE 133 43 1973 VOLC 
1977 CB 


PRINCIPAL FUEL - PLANT ON STANDBY 


KPA 


KPA 


4137 
4137 
4137 
4137 
4137 
4137 


STEAM 
TEMP 


VAPEUR 
TEMP 


DU NORD-OUEST 


MG/HR 


MG/HR 


64 
27 
27 
304 
227 
227 


= 99 <- 


VAPEUR 
PRIME MOVERS MAIN GENERATORS 
MOTEURS PRIMAIRES GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND YEAR AND 
MANUFACTURER TYPE THROTTLE RPM CAPACITY MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET TYPE SOUPAPE T/SN CAPACITE ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FPABRICANTS FPABRICANTS 
KPA c KW KW 
1972 SLAV B 4137 399 3600 27 000 1972 SLAV 13800 27 000 
1972 SLAV B 4137 399 3600 14 000 1972 SLAV 13800 14 000 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 41 000 
41 000 
BRITISH COLUMBIA - TOTAL - COLOMBIE-BRITANNIQUE 1 425 639 
1959 GH B 3378 282 4000 600 1959 GL 2400 600 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - CENTRALE DE SOUTIEN 600 
600 
NORTHWEST TERRITORIES - TOTAL - TERRITOIRES DU NORD-OUEST 600 
CANADA, TOTAL 32 411 471 
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Internal Combustion Combustion interne 


INTERNAL COMBUSTION 


PRIME MOVERS 


MOTEURS PRIMAIRES 


- 92 - 


COMBUSTION INTERNE 
MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND YEAR AND 
MANUFACTURER TYPE CYCLE SUPERCHARGED CYLINDERS RPM CAPACITY MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET TYPE CYCLE SU RALIMENTE CYLINDRES T/MN CAPACITE ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS FABRICANTS 
KW KW 
NEWFOUNDLAND - TERRE-NEUVE 
IRON ORE CO OF CANADA 
MOBILE RAIL CAR 9 1978 Gh D 2 YES 16 720 1 074 1978 GM 4160 1 000 
LATITUDE VA Ushey 
LONGITUDE 66 52 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 1 000 
1 000 
NEWFOUNDLAND & LABRADOR HYDRO 
BLACK TICKLE 1978 CAT D 4 YES 6 1800 269 1978 BBC 600 250 
1978 CAT D 4 YES 6 1800 269 1978 BBC 600 250 
LATITUDE GEh PAS 1978 CAT D 4 YES 6 1200 399 1978 BBC 600 300 
LONGITUDE 55 45 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 800 
BURGEO 1970 LB D 4 YES 8 720 608 1970 TA 4160 500 
1970 LB D 4 YES 8 720 608 1970 TA 4160 500 
LATITUDE 47 36 1970 LB D 4 YES 16 720 1 074 1970 TA 4160 1 000 
LONGITUDE 57 34 1971 RPAX D 4 YES 8 720 1 074 1971 TA 4160 1 000 
1978 DD D 2 YES 16 1800 925 1978 ELPR 4160 920 
1981 CAT D 4 YES 16 1200 955 1981 BBC 4160 850 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 4 770 
CARTWRIGHT 1975 CAT D 4 YES 6 1200 399 1975 BBC 600 300 
1978 CAT D 4 YES 6 1200 399 1978 KATO 600 300 
LATITUDE 53 43 1978 CAT D 4 YES 6 1800 269 1978 TA 600 250 
LONGITUDE 57 00 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 850 
CHANGE ISLANDS 1973 DEUZ D 4 NO 8 1800 131 Ue s! TA 600 100 
1980 CAT D 4 YES 6 1200 399 1980 LSOM 600 300 
LATITUDE 49 4O 1980 CAT D 4 YES 6 1200 399 1980 LSOM 600 300 
LONGITUDE 54 24 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 700 
CHARLOTTETOWN 1971 DEUZ D 4 NO 6 1800 75 1971 TA 600 60 
1975 CAT D 4 YES 6 1800 172 1975 TA 600 136 
LATITUDE 52 40 1978 CAT D 4 YES 6 1800 172 1978 BBC 600 136 
LONGITUDE 56 10 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 25814 
CROQUE 1968 DEUZ D 4 NO 6 1800 75 1968 TA 600 60 
1971 DEUZ D 4 NO 6 1800 75 1971 TA 600 60 
LATITUDE 502 OTA DEUZ D 4 NO 4 1800 49 1971 TA 600 40 
LONGITUDE 55 48 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 160 
DAVIS INLET 1971 CAT D 4 YES 6 1800 75 1971 TA 600 75 
1975 CAT D 4 YES 6 1800 172 1975 TA 600 136 
LATITUDE 55550 1975 CAT D 4 YES 6 1800 172 STD. TA 600 136 
LONGITUDE 60 50 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 347 
FLOWERS COVE 1970 CAT D 4 YES 12 1200 642 1970 TA 600 600 
1972 CAT D 4 YES 12 1200 642 1972 TA 600 600 
LATITUDE Sas 1973 CAT D 4 YES 16 1200 1 082 1973 TA 600 700 
LONGITUDE 56 44 19:75: CAT D 4 YES 16 1200 1 082 1975 TA 600 800 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 


INTERNAL COMBUSTION 


PRIME MOVERS 


MOTEURS PRIMAIRES 


YEAR AND 
MANUFACTURER 
ANNEE ET 
FABRICANTS 
FOGO 1975 cat 
1975 CAT 
LATITUDE 49 43 1975 CAT 
LONGITUDE 54 17 1975 CAT 
1975 CAT 
1978 CAT 
1980 CAT 
1980 CAT 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


FOX HARBOUR 1974 

1978 
LATITUDE 52,18 1978 
LONGITUDE 55 48 1980 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


FRANCOIS 1971 
1980 

LATITUDE 47 34 1980 

LONGITUDE 56 44 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


1952 
1952 
1952 
1952 
1958 
1968 
1969 
1974 


GOOSE BAY NORTH 


LATITUDE 
LONGITUDE 


5319 
60 24 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


GRAND BRUIT 1970 
1970 

LATITUDE 47 41 1973 

LONGITUDE 58 14 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


GRANDOIS 1971 
1971 

LATITUDE 51 06 1971 

LONGITUDE eis) 135) 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


GBEY RIVER 1970 
1975 

LATITUDE 47 35 1975 

LONGITUDE 57 06 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


HARBOUR DEEP 1974 

1975 
LATITUDE DORZZ 1979 
LONGITUDE 56 31 1980 


PRINCIPAL FUEL ~- DIESEL 


HAWKES BAY 1971 
1971 

LATITUDE 50 36 

LONGITUDE 57 10 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


CAT 
CAT 
CAT 
CAT 


CUEN 
CAT 
CUEN 


DEUZ 
DEUZ 
DEUZ 


CAT 
CAT 
CAT 


CAT 
CAT 


TYPE 


TYPE 


vuso oUD vu0eo Ovvvovv0oYy ooo [== ==! vovvonoNy 


wo Ro R~} 


CYCLE SU PERCHARG ED 
CYCLE SURALIMENTE 
4 YES 
4 YES 
4 YES 
4 YES 
4 YES 
4 YES 
4 YES 
4 YES 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


YES 
YES 
YES 
YES 


frre 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


YES 
YES 
YES 


eee 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


YES 
YES 
YES 
YES 
YES 
YES 
YES 
NO 


NONNNFSS LE 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


NO 
NO 
NO 


fee 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


ero 
=z 
o 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


NO 
YES 
YES 


arf 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


4 YES 
4 YES 
4 YES 
4 YES 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


2 NO 
2 NO 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


CYLINDERS 


CYLINDRES 


= 
DANDNDAKAA 


= 


- DIESEL 


DANDD 


- DIESEL 


anaon 


- DIESEL 


- DIESEL 


OLS 


- DIESEL 


Feo 


- DIESEL 


- DIESEL 


DAAD 


- DIESEL 


20 
20 


- DIESEL 


360 
360 
360 
360 
720 
900 
900 
900 


1800 
1800 
1800 


1800 
1800 
1800 


1800 
1800 
1800 


1800 
1800 
1800 
1800 


900 
900 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


399 
399 
399 
399 
399 
895 
324 
1 081 


242 
172 
172 

90 


104 
186 
224 


850 
850 
850 
850 
074 
686 
686 
686 


NNN = 


49 
49 
75 


75 
49 
49 


75 
172 
172 


269 
1s 
172 
172 


2 954 
2 954 


COMBUSTION INTERNE 


MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS 
ANNEE ET VOLTS 
FABRICANTS 

1975 GE 600 
1975 CANR 600 
1975 CANR 600 
1975 BBC 600 
1975 BBC 600 
1978 CANR 600 
1980 BBC 600 
1980 KATO 4160 
1974 TA 600 
1978 BBC 600 
1978 BBC 600 
1980 TA 600 
ETA ONAN 600 
1980 BBC 600 
1980 ONAN 600 
1952 CGE 4160 
OEY CGE 4160 
1952 CGE 4160 
1952 CGE 4160 
1958 GM 4160 
1968 GM 4160 
1969 GM 4160 
1974 GM 4160 
1970 TA 600 
1970 TA 600 
1973 TA 600 
1971 TA 600 
1971 TA 600 
1971 TA 600 
1970 TA 600 
1975 TA 600 
1975 TA 600 
1974 TA 600 
1975 TA 600 
1979 BBC 600 
1980 LSOM 600 
tS7A GM 4160 
1971 GM 4160 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


300 
300 
300 
300 
300 
670 
300 
850 


3 320 


220 
136 
136 

75 


567 


100 
ATS 
200 


475 


750 
750 
750 
750 
1 000 
2 500 
2 600 
2 600 


11 700 
40 


40 
60 


140 


60 
40 
40 


140 


60 
136 
136 


332 


250 
136 
136 
136 


658 


2 500 
2 500 


5 000 


INTERNAL COMBUSTION 


HOPEDALE 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL 


L'ANSE AU 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL 


LA POILE 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL 


LITTLE BAY 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL 


MAIN BROOK 


LATITUDE 


LONGITUDE 


PRINCIPAL 


MAKKOVIK 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL 


MARYS HARB 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL 


MCCALLUM 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL 


MONKSTOWN 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL 


MUD LAKE 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL 


PRIME MOVERS 


MOTEURS PRIMAIRES 


YEAR AND 

MANUFACTURER 

ANNEE ET 

FABRICANTS 

1973 CAT 

1974 CAT 
55 30 1980 CAT 
60 15 


FUEL - DIESEL 


LOUP 1974 CAT 
1974 CAT 

51 30 1976 CAT 

56 50 1980 CAT 


FUEL - DIESEL 


1975 DEUZ 
1DTS DEUZ 
47 41 1975 DEUZ 
58 24 
FUEL - DIESEL 
ISLANDS 1970 BUDA 
1975 CUEN 
49 39 1979 CAT 
55 47 1980 CAT 
FUEL - DIESEL 
1970 DEUZ 
1970 DEUZ 
Sf) 14 1970 DEUZ 
56 01 1975 CAT 
175 cAT 
FUEL - DIESEL 
1974 CAT 
1978 CAT 
5505 1980 CAT 
59 11 
PUEL - DIESEL 
OUR 1974 CAT 
19;75 CAT 
52 18 1975 CAT 
55 50 
FUEL - DIESEL 
1975 CAT 
1975 CAT 
47 37 1975 CAT 
56 14 
FUEL - DIESEL 
1970 CAT 
1970 CAT 
47 34 1974 DEUZ 
54 26 
FUEL - DIESEL 
i975 DEUZ 
1980 CAT 
53) 18 1980 CAT 
60 10 


FUEL - DIESEL 


TYPE 


TYPE 


oo”v ouND ound ovuUUD soo0yo ocuouoyn woo} vouuYy uvos 


00D 


4 YES 


4 YES 


COMBUSTIBLE 


YES 
YES 
YES 
YES 


fete 


COMBUSTIBLE 


eee 
=z 
fo} 


COMBUSTIBLE 


f£eee 
— 
w 
n 


Feerce 
K 
iss} 
n 


COMBUSTIBLE 


YES 
YES 
YES 


fee 


COMBUSTIBLE 


YES 
YES 
NO 


fee 


COMBUSTIBLE 


fee 
=z 
[o) 


COMBUSTIBLE 


NO 
YES 
YES 


fee 


COMBUSTIBLE 


SU PERCHARGED 


SU RALIMENTE 


CYLINDEKES 


CYLINDRES 


Aan 


PRINCIPAL - DIESEL 


PRINCIPAL - DIESEL 


ant 


PRINCIPAL - DIESEL 


AaNDD 


PRINCIPAL - DIESEL 
6 
12 
12 
6 
6 


PRINCIPAL - DIESEL 


6 
6 
12 


PRINCIPAL - DIESEL 


Dan 


PRINCIPAL - DIESEL 


AnD 


PRINCIPAL - DIESEL 


Daa 


PRINCIPAL - DIESEL 


e£eo 


PRINCIPAL - DIESEL 


1200 
1200 
1200 
1200 


1800 
1800 
1800 


720 
720 
1200 
1200 


1800 
1800 
1800 
1800 
1800 


1800 
1800 
1800 


1800 
1800 
1800 


1800 
1800 
1800 


1800 
1800 
1800 


1800 
1800 
1800 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


224 
172 
201 


642 


131 
131 
325 
325 


75 
269 
269 
172 
172 


269 
269 
496 


324 
269 
269 


172 
172 
75 


75 
49 
49 


75 
51 
51 


COMBUSTION INTERNE 


MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1973) STAM 600 182 
1973 TA 600 136 
1980 CAT 600 200 
518 
1974 TA 4160 600 
1974 TA 4160 600 
1976 TA 4160 800 
1980 KATO 4160 850 
2 850 
1975 TA 600 40 
UTS TA 600 60 
1975 TA 600 100 
200 
1970 AC 208 100 
S975 MARA 208 100 
1979 BBC 600 300 
1980 LSOM 600 300 
800 
1970 TA 600 60 
1970 TA 600 250 
1970 TA 600 250 
1975 TA 600 136 
A975 TA 600 136 
832 
1974 CAT 600: 250 
1978 TA 600 250 
1980 cat 600 450 
950 
1974 GE 600 300 
1975 TA 600 250 
1975 TA 600 250 
800 
1975 TA 600 136 
1975 TA 600 136 
1975 TA 600 60 
332 
1970 TA 600 60 
1970 TA 600 60 
1971 TA 600 40 
160 
1975 TA 600 60 
1980 CAT 600 50 
1980 CAT 600 50 
160 


INTERNAL COMBUSTION 


NAIN 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


56733 
61 41 


PARADISE RIVER 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


SE) 745) 
Lyf SU 


PETIT FORTE 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL 


PETITES 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL 


POND COVE 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL 


PORT HOPE 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL 


POSTVILLE 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL 


RAMEA 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL 


RENCONTRE 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL 


RIGOLET 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL 


47 22 
54 40 


FUEL - DIESEL 


47 37 
58 36 


FUEL - DIESEL 


50 07 
56 50 


FUEL - DIESEL 


SIMPSON 


5235 
56 18 


FUEL - DIESEL 


54 54 
59 46 


FUEL - DIESEL 


47 31 
DP EZO 


FUEL - DIESEL 


EAST 


47 37 
55 14 


FUEL - DIESEL 


54 12 
58 25 


FUEL - DIESEL 


PRIME MOVERS 


MOTEURS PRIMAIRES 


YEAR AND 
MANUFACTURER 
ANNEE ET 
FABRICANTS 

1974 CAT D 
1975 DD D 
ASS CAT D 
1975 CAT D 
1971 DEUZ D 
1971 DEUZ D 
1971 DEUZ D 
1971 DEUZ D 
tora DEUZ D 
1980 CAT D 
1974 DEUZ D 
1974 DEUZ D 
1975 CUEN D 
1978 DD D 
1980 CAT D 
1981 CAT D 
1974 CAT D 
1974 CAT D 
1975 CAT D 
1973 CAT D 
1973 CAT D 
1976 CAT D 
1980 CAT D 
1970 LB D 
1970 LB D 
1972 LB D 
1974 LIST D 
1977 LB D 
1980 RPAX D 
1974 CAT D 
1980 CAT D 
1980 CAT D 
1974 CAT D 
1974 CAT D 
1980 CAT D 
1980 CAT D 


TYPE 


TYPE 


YES 
YES 
YES 
YES 


FENE 


COMBUSTIBLE 


fee 
=z 
(o) 


Sere 
=z 
oO 


eee 
=z 
° 


COMBUSTIBLE 


YES 
YES 
YES 


fen 


COMBUSTIBLE 


YES 
YES 
YES 


Fan 


COMBUSTIBLE 


YES 
YES 
YES 
YES 


FHeee 


COMBUSTIBLE 


YES 
YES 
YES 
YES 
YES 
YES 


Ferere 


COMBUSTIBLE 


NO 
YES 
YES 


Fee 


COMBUSTIBLE 


Free 
=z 
(o) 


COMBUSTIBLE 


SU PERCHARGED 


SURALIMENTE 


= 95 = 


6 
16 
6 
6 


PRINCIPAL - DIESEL 


Orff 


PRINCIPAL - DIESEL 


aDANnD 


PRINCIPAL - DIESEL 


£OoOo 


PRINCIPAL - DIESEL 


16 
16 
16 


PRINCIPAL - DIESEL 


fonios mon) 


PRINCIPAL - DIESEL 


S$eee 


PRINCIPAL - DIESEL 


onmwmnwmwmao 


PRINCIPAL - DIESEL 


DnaOL 


PRINCIPAL - DIESEL 


Da 


PRINCIPAL - DIESEL 


CYLINDERS 


CYLINDRES 


1800 
1800 
1800 


1800 
1800 
1800 


1800 
1200 
1800 


1800 
1800 
1800 


1800 
1800 
1800 
1800 


720 
720 
720 
720 
720 
720 


1800 
1800 
1800 


1800 
1800 
1800 
1800 


CAPACITY 


CAPACITE 


= 


KW 


399 
466 
399 
399 


49 
49 
TS, 


aD 
us) 
172 


131 
131 
75 


149 
082 
044 


269 
269 
172 


90 
90 
90 
52 


322 
322 
466 
466 
597 
059 


73 
172 
172 


269 

75 
131 
269 


COMBUSTION INTERNE 


MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1974 TA 600 300 
1975 KOHL 600 450 
1975 TA 600 300 
1975 TA 600 300 
ni50 
1971 TA 600 40 
1971 TA 600 40 
1971 TA 600 60 
140 
1971 TA 600 60 
1971 TR 600 60 
1980 BBC 600 136 
256 
1974 TA 600 100 
1974 TA 600 100 
1975) TA 600 60 
260 
1978 ELPR 4160 920 
1980 KATO 4160 850 
1981 BBC 4160 800 
72 25)7 9) 
1974 TA 600 250 
1974 TA 600 250 
1975 TA 600 136 
636 
1973 TA 208 75) 
1973 TA 208 75 
1976 TA 208 75 
1980 TA 208 50 
275 
1970 TA 600 300 
1970 TA 600 300 
1972 TA 600 442 
1974 TA 4160 426 
1977 TA 4160 568 
1980 CGE 4160 1 000 
3 036 
1974 TA 600 60 
1980 BBC 600 136 
1980 BBC 600 136 
332 
1974 TA 600 250 
1974 TA 600 60 
1980 CAT 600 134 
1980 GE 600 250 
694 


INTERNAL COMBUSTION 


RODDICKTON 
LATITUDE 50 52 
LONGITUDE 56 08 


PRINCIPAL FUEL ~- DIESEL 


SOUTH EAS. BIGHT 
LATITUDE 47 23 
LONGITUDE 54 35 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


ST ANTHONY 
LATITUDE Sip ZZ 
LONGITUDE 55; 35 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


ST BRENDANS 
LATITUDE 48 52 
LONGITUDE 53 40 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


ST LUNAIRE 

LATITUDE Sl BO 
LONGITUDE 55e29 
PRINCIPAL FUEL - PLANT 
WESTPORT 

LATITUDE 49 47 
LONGITUDE 56 40 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


WILLIAMS HARBOUR 
LATITUDE wy sae) 
LONGITUDE n2E20 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


PRIME MOVERS 


- 


MOTEURS PRIMAIRES 


YEAR AND 
MANUFACTURER 
ANNEE ET 
FABRICANTS 
1975 RAL 
1975 LIST 
1977 RHL 
1981 CAT 


1974 DEUZ 
1974 DEUZ 
1974 DEUZ 
1973 RPAX 
1973 RPAX 
19378 RPAX 
1975 RPAX 
1980 RPAX 
1982 RPAX 
1970 DEUZ 
1974 CAT 
1974 CAT 
19573 DEUZ 
1974 CAT 
1974 CAT 
1975 CAT 
1980 CAT 
ON STANDBY 
1970 CAT 
1974 Cat 
1980 CAT 
1980 CAT 
1974 CUEN 
1980 DEUZ 


NEWFOUNDLAND LIGHT & POWER CO LTD 


AGUATHUNA 
LATITUDE 48 33 
LONGITUDE 58 46 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


GREENSPOND 
LATITUDE 49 04 
LONGITUDE 53 34 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


1962 HOWD 
1964 co 
1964 co 


TYPE 


TYPE 


yvouuvuoSD vo0o vouoo0oy vousd 


vuo0N 


D 


CYCLE SUPERCHARGED CYLINDERS 
CYCLE SU RALIMENTE CYLINDRES 
4 YES 8 
4 YES 8 
4 YES 8 
4 YES 12 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 


4 NO 6 
4 NO 6 
4 NO 6 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 


YES 
YES 
YES 
YES 
YES 
YES 


SFrereeese 
DHnAoOoOMO Oo 


1 
1 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 


NO 
YES 
YES 


eee 
na @o 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 


4 NO 8 
4 YES 6 
4 YES 6 
4 YES 6 
4 YES 6 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - CENTRALE 


4 NO 6 
4 YES 6 
4 YES 6 
4 YES 6 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 


4 NO 6 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 
4 NO 6 
4 NO 6 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 


RPM CAPACITY 
T/MN CAPACITE 
KW 

720 1 074 
900 597 
720 1 074 
1800 496 
1800 75 
1800 75 
1800 75 
720 A059 
720 a) 059 
720 1 059 
720 1 059 
720 24, UGK) 
720 7 Na) 
1800 130 
1800 269 
1800 269 
1800 131 
1800 269 
1800 269 
1800 119 
1800 269 
DE SOUTIEN 
1800 75 
1800 269 
1800 269 
1800 269 
1800 131 
1800 75 
327 1 231 
1800 119 
1800 119 


COMBUSTION INTERNE 
MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACETY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1975 TA 4160 1 000 
1975 TA 2400 560 
1977 TA 4160 1 000 
1981 CAT 600 450 
3 010 
1974 TA 600 60 
1974 TA 600 60 
1974 TA 600 60 
180 
1973 TA 4160 1 000 
1973 TA 4160 1 000 
1973 TA 4160 1 000 
1975 TA 4160 1 000 
1980 GEE 4160 2 000 
1982 GEE 4160 2 000 
8 000 
1970 TA 600 100 
1974 TA 600 250 
1974 TA 600 250 
600 
1973 TA 600 100 
1974 TA 600 250 
1974 TA 600 250 
1975 TA 600 60 
1980 LSOM 600 250 
910 
1970 TA 600 60 
1974 TA 600 250 
1980 TA 600 250 
1980 TA 600 250 
810 
1974 TA 600 100 
1980 TA 600 60 
160 
63 812 
1962 HOWD 2400 1 200 
1 200 
1964 ONAN 550 Us 
1964 ONAN 550 TAs} 


150 


INTERNAL COMBUSTION 


MOBILE DIESEL PLANT 1 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


MOBILE DIESEL PLANT 2 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


PALMQUIST 
LATITUDE 48 57 
LONGITUDE 54 34- 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


PORT AUX BASQUES 
LATITUDE 47 34 
LONGITUDE 59 09 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


PORT UNION 
LATITUDE 48 30 
LONGITUDE 53 05 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


SALT POND 
LATITUDE 47 01 
LONGITUDE Say A 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


ST JOHN'S 
LATITUDE 47 34 
LONGITUDE 52 43 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


PRINCE EDWARD ISLAND - ILE-DU-PRINCE-EDOUARD 


SUMMERSIDE TCWN OF 


SUMMERSIDE 
LATITUDE 46 24 
LONGITUDE 63 47 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


PRIME MOVERS 


MOTEURS PRIMAIRES 


YEAR AND 
MANUFACTURER 


ANNEE ET 
FABRICANTS 


1973 CAT 


1976 CAT 


1948 NOPO 
1953 NOPO 
1957 NOPO 
1949 CAT 
1954 CAT 
1957 CAT 
A957 CAT 
1964 CAT 
1964 CAT 
1969 GM 

1946 CAT 
1961 CAT 
1963 WORT 
1964 WORT 
1964 WORT 
19 53 NOBG 


1940 FM 
1940 FM 
1941 FM 
1947 Fa 
1950 FM 
1960 MBD 
1963 MBD 


TYPE 


TYPE 


vuD 


vouvvo0o9g 


voy 


vouvuouoyv 


CYCLE SUPERCHARBGED CYLINDERS 
CYCLE SU RALIMENTE CYLINDRES 
4 YES 16 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 


4 YES 16 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 


YES 
YES 
YES 


Nw ND 
saa~ 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 


4 YES 6 
4 YES 12 
4 YES 12 
4 NO 12 
4 NO 12 
4 YES 6 
2 YES 20 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 


YES 12 
YES 12 


a 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 


4 NO 6 
4 NO 6 
4 NO 6 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 


2 No 8 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 


RPM 


T/MN 


1800 


1800 


300 
300 
300 


1200 
1200 
1200 
1200 
1200 
1200 

900 


1200 
1200 


327 
327 
Sd 


225 


CAPACITY 


CAPACITE 


2 


KW 


733 


731 


097 
097 


283 
377 
377 
257 
272 
283 
686 


125 
S59 


559) 
559 
559 


671 


NEWFOUNDLAND - TOTAL - TERRE-NEUVE 


2 NO a 
2 NO 5 
2 NO 3) 
2 NO 7 
2 YES 10 
4 YES 12 
4 YES 12 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 


PRINCE EDWARD ISLAND - TOTAL - ILE-DU-PRINCE-EDOUARD 


300 
300 
300 
300 
720 
450 
450 


NNn= 


224 
280 
280 
601 
194 
417 
417 


COMBUSTION INTERNE 


MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1973 CANR 600 700 
700 
1976 BBC 600 670 
670 
1948 GE 2300 1 000 
1953 GE 2300 1 000 
1957 GE 2300 1 000 
3 000 
1949 GE 2400 250 
1954 GE 2400 350 
1957 GE 2400 350 
1957 GE 2400 209 
1964 GE 2400 250 
1964 GE 2400 250 
1969 GM 4160 2 500 
4 159 
1946 CAT 2400 90 
1961 CAT 2400 500 
590 
1963 EM 4160 500 
1963 EM 4160 500 
1963 EM 4160 500 
1 500 
1956 GE 6900 2 500 
2 500 
14 469 
79 281 
1940 FM 2400 200 
1940 FM 2400 250 
1941 FM 2400 250 
1947 FM 2400 555 
1950 FM 4160 1 136 
1960 BREL 4160 2 200 
1963 BREL 4160 2 250 
6 891 
6 891 
6 891 


INTERNAL COMBUSTION 


PRIME MOVERS 


MOTEURS PRIMAIRES 


YEAR AND 


MANUFACTURER TYPE 


ANNEE ET TYPE 


FABRICANTS 


NOVA SCOTIA - NOUVELLE-ECOSSE 


BOWATERS MERSEY PAPER CO LTD 


BROOKLYN 1962 DEW D 
LATITUDE 44 03 
LONGITUDE 64 42 


PRINCIPAL FUEL - LIGHT FUEL OIL 


NEW BRUNSWICK - NOUVEAU-BRUNSWICK 


MAINE-NEW BRUNSWICK ELEC POWER CO 


TINKER 1949 SL D 
LATITUDE 46 48 
LONGITUDE 67 43 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


NEW BRUNSWICK ELECTRIC POWER COMM 


GRAND MANAN 1963 MDE D 
1965 MDE D 
LATITUDE 44 41 1967 MDE D 
LONGITUDE 66 46 1969 KMAJ D 
1974 DD D 
PRINCIPAL FUEL - HEAVY FUEL OIL 
QUEBEC 
FER ET TITANE DU QUEBEC INC 
HAVRE ST PIERRE 1963 GM D 
1965 GM D 
LATITUDE 50 15 1975 CAT D 
LONGITUDE 63 36 1975 CAT D 
1979 CAT D 
PRINCIPAL FUEL - LIGHT FUEL OIL 
HYDRO QUEBEC 
AKULIVIK 1981 CAT D 
1981 CAT D 
LATITUDE 60 48 1981 CAT D 
LONGITUDE TEP 12 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


COMBUSTION INTERNE 
MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
CYCLE SUPERCHARGED CYLINDERS’ RPM CAPACITY MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
CYCLE SU RALIMENTE CYLINDRES T/MN CAPACITE ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW KW 
4 YES 8 600 597 1962 EEC 2200 600 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - MAZOUT LEGER 600 
600 
NOVA SCOTIA ~- TOTAL - NOUVELLE-ECOSSE 600 
4 YES 8 360 1 074 1949 GE 2400 1 000 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 1 000 
1 000 
4 YES 8 720 700 1963 BREL 2400 700 
4 YES 6 720 503 1965 BREL 2400 530 
4 YES 8 720 712 1966 BREL 2400 712 
4 YES 3 514 955) 1969 BREL 4160 896 
4 YES 16 1800 1 063 1974 KATO 4160 1 000 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - MAZOUT LOURD 3 838 
3 838 
NEW BRUNSWICK - TOTAL - NOUVEAU- BRUNSWICK 4 838 
2 YES 16 720 1 007 1963 GM 4160 1 000 
2 YES 16 720 1 007 1963 GM 4160 1 000 
4 YES 12 1800 601 1975 CAT 41460 500 
4 YES 12 1800 601 1975 CAT 4160 500 
4 YES 12 1800 362 19:79 BBC 600 350 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - MAZOUT LEGER 37350 
3'93'50 
4 YES 4 1800 104 1981 BBC 600 90 
4 YES 6 1800 205 1981 BBC 600 175 
4 YES 6 1800 205 1981 BBC 600 175 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 440 


INTERNAL COMBUSTION 


PRIME MOVERS 


MOTEURS PRIMAIRES 


YEAR AND 


MANUFACTURER 


ANNEE ET 
FABRICANTS 
AUPALUK 1981 PE 
1981 PE 
LATITUDE 59 21 1981 CAT 
LONGITUDE 69 26 1981 CAT 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
BLANC SABLON 1966 GM 
1973 CAT 
LATITUDE 5125 1973 CAT 
LONGITUDE 57 112 1974 CAT 
1977 CAT 
1980 CAT 
1980 CAT 
1981 CAT 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
ILE D'ENTREE 1974 CAT 
1975. CAT 
LATITUDE 47 17 1977 GM 
LONGITUDE 61 42 1979 CAT 
1979 GM 
1980 CAT 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
ILE-AUX-GRUES 1979 CAT 
4 1982 CAT 
LATITUDE 47 04 1982 CAT 
LONGITUDE 70 33 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
ILES-DE-LA-MADELEINE 1968  DEUZ 
1968 DEUZ 
LATITUDE 47 22 1970 MA 
LONGITUDE 61 53 1971 MA 
1973 MA 
1974 MA 
1974 MLW 
1974 MLW 
1975 MLW 
19°75 MLW 
1975 MLW 
1977 MA 
1977 MA 
1979 «GMT 
1979 GMT 
1980 GMT 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
INUKJUAK 1981 CAT 
1981 CAT 
LATITUDE Som2i 1981 CAT 
LONGITUDE 78 06 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
IVUJIVIK 1981 CAT 
1981 CAT 
LATITUDE 62 24 
LONGITUDE TT SS 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
KANGIQSUALUJJUAQ 1971 CAT 
1975. CAT 
LATITUDE 58 41 1978 CAT 


LONGITUDE 65°57 


TYPE 


TYPE 


vvunuUyN0ooON ocuvuy 


voUNnNNSY 


voo 


MNNNANDOVHOODANNNANM 


Sie} ts) 


vuD 


YES 
YES 
YES 
YES 


$eeere 


COMBUSTIBLE 


YES 
YES 
YES 
YES 
YES 
YES 
YES 
YES 


$F$refrFreen 


COMBUSTIBLE 


Pearse SS 
K 
& 
wn 


COMBUSTIBLE 


YES 
YES 
YES 


fre 


COMBUSTIBLE 


YES 
YES 
YES 
YES 
YES 


SEE EEE SF EPSER SEE 
K 
we 
n 


COMBUSTIBLE 


YES 
YES 
YES 


$ere 


COMBUSTIBLE 


YES 
YES 


ca 


COMBUSTIBLE 


4 YES 
YES 
4 YES 


= 


SU PERCHARG ED 


SU RALIMENTE 


- 99 - 


CYLINDERS 


CYLINDRES 


DANN 


PRINCIPAL - DIESEL 


PRINCIPAL - DIESEL 


DNDDAN 


PRINCIPAL - DIESEL 


PRINCIPAL - DIESEL 


PRINCIPAL DIESEL 


NSO @ 


PRINCIPAL - DIESEL 


PRINCIPAL - DIESEL 


Dan 


RPM 


T/MN 


1800 
1800 
1800 
1800 


720 
1200 
1200 
1200 
1200 
1200 
1200 
1200 


1200 
1200 
1800 
1200 
1800 
1200 


1200 
1200 
1200 


1200 


1800 
1800 


1800 
1800 
1800 


CAPACITY 


CAPACITE 


SAIYAN DNNNNNWWWWD LD 


KW 


59 
59 
172 
172 


671 
880 
865 
940 
906 
906 
906 
906 


179 
127 
224 
522 
48n 
481 


481 
891 
906 


387 
387 
241 
241 
241 
241 
134 
134 
134 
134 
134 
200 
200 
311 
311 
311 


481 
310 
709 


224 
224 


149 
310 
310 


COMBUSTION INTERNE 


MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1981 BBC 600 50 
1981 BBC 600 50 
1984 BBC 600 150 
1981 BBC 600 150 
400 
1966 EM 41460 600 
1973 KATO 4160 800 
973: TA 4160 800 
1974 TA 4160 800 
1977 TA 4460 800 
1980 BBC 4160 800 
1980 BBC 4160 800 
1981 TA 4160 800 
6 200 
1974 GE 41460 75 
1975 CWES 600 115 
1977 BBC 600 200 
1979 GE 600 400 
1979 STEN 600 500 
1980 WEST 4160 350 
1 740 
1979 BBC 600 400 
1982 BBC 600 850 
1982 BBC 600 850 
2 100 
1968 Sc 4160 2 270 
1968 Ss 4160 2 270 
1970 Sic 4160 3 072 
1971 ss 4160 3 072 
TOFS ss 4160 3 072 
1974 $s 4160 SiOW2 
1974 CANR 4160 2035 
1974 CANR 4160 2 035 
i975 CANR 4160 2,035: 
ieee) CANR 4160 24035 
19:75 CANR 4160 20.035 
UST Ss 4160 5 968 
1977 SS 4160 5 968 
1979 ss 4160 6 800 
1979 Ss 4160 6 800 
1980 SL 4160 6 800 
298339 
1981 BBC 600 400 
1981 CGE 600 250 
1981 BBC 600 600 
115250 
1981 BBC 600 175 
1981 BBC 600 185 
360 
1971 CAT 600 130 
AQZ5 BBC 600 250 
1978 BBC 600 250 


INTERNAL COMBUSTION 


PRIME MOVERS 


MOTEURS PRIMAIRES 


YEAR AND 

MANUPACTURER 

ANNEE ET 

FABRICANTS 
KANGIQSUJUAQ 1981 CAT 

1981 CAT 
LATITUDE 61 36 1981 CAT 
LONGITUDE 71 «+58 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


KANGIQSUK 1981 
1981 

LATITUDE 60 01 1981 

LONGITUDE 70 02 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


KUUJJUAQ 1965 

1975 
LATITUDE 58 06 1978 
LONGITUDE 68 24 1980 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


LA BALEINE 1973 
1974 

LATITUDE aya) ah7 1978 

LONGITUDE 77 «45 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


LA ROMAINE 1979 

1979 
LATITUDE 50013 19:79 
LONGITUDE 60 41 19 82 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


LA TABATIERE 1975 
1978 
LATITUDE 50 50 1978 
LONGITUDE 58 58 1980 
1980 
1982 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


PARENT 1968 

1971 
LATITUDE 47 55 1977 
LONGITUDE 74 37 1980 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


POVUNGNITUK 1981 
1981 

LATITUDE 60 02 1981 

LONGITUDE tt NR 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


QUAQTAQ 1981 

1981 
LATITUDE 61 02 1981 
LONGITUDE 69 37 1981 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


SALLUIT 1981 
1981 

LATITUDE 62015 1982 

LONGITUDE Ties) 


PRINCIPAL FUEL —- DIESEL 


GM 
CAT 
CAT 


LB 

CAT 
CAT 
CAT 


cAT 
CAT 
CAT 


CAT 
CAT 
cAT 
CAT 


CAT 
cAT 
cat 
CAT 
CAT 
CAT 


CAT 
CAT 
CAT 
CAT 


CAT 
CAT 
CAT 


CAT 
CAT 
CAT 
CAT 


CAT 
CAT 
CAT 


TYPE 


TYPE 


ovcuuy ood vouo”Ns vuou7o9g buoy yoyo oooys ouo0NU o0Yv 


vbov 


CYCLE 


CYCLE 


YES 
YES 
YES 


eee 


COMBUSTIBLE 


YES 
YES 
YES 


ere 


COMBUSTIBLE 


YES 
YES 
YES 
YES 


eerste 


COMBUSTIBLE 


YES 
YES 
YES 


free 


COMBUSTIBLE 


YES 
YES 
YES 
YES 


eer 


COMBUSTIBLE 


YES 
YES 
YES 
YES 
YES 
YES 


ferret 


COMBUSTIBLE 


YES 
YES 
YES 
YES 


Fret 


COMBUSTIBLE 


YES 
YES 
YES 


fee 


COMBUSTIBLE 


YES 
YES 
YES 
YES 


Fees 


COMBUSTIBLE 


YES 
YES 
YES 


eet 


COMBUSTIBLE 


TOO z— 


SU PERCHARGED 


SU RALIMENTE 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


CYLINDERS 


CYLINDRES 


ano 


- DIESEL 


na 


- DIESEL 


- DIESEL 


- DIESEL 


8 
8 
16 
16 


- DIESEL 


~ DIESEL 


Dona 


- DIESEL 


ann 


- DIESEL 


RPM 


T/MN 


1800 
1800 
1200 


1800 
1800 
1800 


600 
1200 
1200 
1200 


1200 
1200 
1200 


1200 
1200 
1200 
1200 


1200 
1200 
1200 
1200 
1200 
1200 


1200 
1200 
1200 
1200 


1200 
1200 
1800 


1800 
1800 
1800 
1800 


1800 
1800 
1200 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


221 
PAPA | 
448 


100 
269 
269 


358 
906 
891 
891 


940 
906 
906 


642 
724 


709 
310 


149 
149 
298 
298 


269 
269 
448 


COMBUSTION INTERNE 


MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUPACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1981 LSOM 600 210 
1981 BBC 600 210 
19891 BBC 600 400 
820 
1981 TA 600 100 
1981 BBC 600 250 
1981 BBC 600 250 
600 
1965 GE 4160 250 
1975 TA 4160 800 
1978 BBC 4160 800 
1980 BBC 4160 800 
2 650 
1973 TA 4160 800 
1974 TA 4160 800 
1978 BBC 4160 800 
2 400 
USA) TA 4160 400 
1979 BBC 4160 600 
1979 TA 4160 600 
1982 KATO 4160 800 
2 400 
1975 TA 4160 800 
1978 BBC 4160 800 
1978 BBC 4160 800 
1980 BBC 4160 800 
1980 BBC 4160 800 
1982 COEL 4160 700 
4 700 
1968 CGE 2400 350 
1971 TA 2400 400 
1977 BBC 2400 800 
1980 BBC 2400 800 
75 SYSXY 
1981 TA 600 400 
1981 BBC 600 600 
1981 BBC 600 250 
1 250 
1981 BBC 600 135 
1981 BBC 600 135 
1981 BBC 600 265 
1981 BBC 600 265 
800 
1981 BBC 600 250 
1981 BBC 600 250 
1982 BBC 600 400 


900 


INTERNAL COMBUSTION 


PRIME MOVERS 


- 


MOTEURS PRIMAIRES 


YEAR AND 
MANUFACTURER TYPE 
ANNEE ET TYPE 
FABRICANTS 
ST AUGUSTIN 1970 CAT D 
1972 cat D 
LATITUDE 51 14 1974 CAT D 
LONGITUDE 58 39 1980 CAT D 
1980 cat D 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
TASIUJAQ 1981 CAT D 
1981 CAT D 
LATITUDE 58 42 1981 CAT D 
LONGITUDE 69 56 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
IRON ORE COMPANY OF CANADA 
MOBILE RAIL CAR 10 1956 GM D 
LATITUDE 54 48 
LONGITUDE 66 49 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
MOBILE RAIL CAR 11 1956 GM D 
LATITUDE 54 48 
LONGITUDE 66 49 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
MOBILE RAIL CAR 12 1956 GM D 
LATITUDE 54 48 
LONGITUDE 66 49 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
MINES GASPE LTEE 
MURDOCKVILLE 1953 FM D 
1954 FM D 
LATITUDE 48 58 1981 CAT D 
LONGITUDE 65 31 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
SOCIETE ASBESTOS LTEE 
ASBESTOS HILL 1972 RPAX D 
1972 RPAX D 
LATITUDE 61 49 1972 RPAX D 
LONGITUDE 74 52 1972 RPAX D 
1972 RPAX D 
1975 RPAX D 
1976 cAaT D 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
DECEPTION BAY 1972 caT D 
1972 CAT D 
LATITUDE 62 07 1972 CAT D 
LONGITUDE 74 39 1975 CAT D 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


Cc 


& 


Frere 


fre 


Swh 


fFefeeee 


Sees 


- 101 - 


YCLE SUPERCHARGED CYLINDERS 
YCLE SURALIMENTE CYLINDRES 
YES 8 
YES 8 
YES 12 
YES 8 
YES 8 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 


YES 
YES 
YES 


DOS 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 


YES 16 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 


YES 16 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 


YES 16 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 


NO 10 
NO 10 
YES 16 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 


YES 
YES 
YES 
YES 
YES 
YES 
YES 


DADADAAO 


== 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 


YES 12 
YES 12 
YES 6 
YES 6 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 


RPM 


T/MN 


1200 
1200 
1200 
1200 
1200 


1800 
1800 
1800 


720 


720 


720 


720 
720 
1200 


900 
900 
900 
900 
900 
1200 
1200 


1200 
1200 
1800 
1800 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


481 
48a 
642 
906 
906 


101 
201 
201 


1 074 


1 074 


1 074 


1 194 
1 194 
1 007 


970 
970 
970 
970 
970 
832 
832 


642 
642 
23 
134 


COMBUSTION INTERNE 


MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1970 COEL 4160 400 
1972 TA 4160 400 
1974 TA 4160 600 
1980 BBC 4160 800 
1980 BBC 4160 800 
3 000 
1981 EM 600 90 
1981 BBC 600 175 
1981 BBC 600 175 
440 
94 769 
1956 GM 4160 1 000 
1 000 
1956 GM 4160 1 000 
1 000 
1956 GM 4160 1 000 
1 000 
3 000 
1953 CWES 2400 1 000 
1954 GE 2400 1 000 
1981 BBC 2400 900 
2 900 
25,900 
1972 BBC 575 930 
1972 BBC Sys 930 
1972 BBC 575 930 
1972 BBC 575 930 
1972 BBC Sa5 930 
STS) BBC 575 800 
1976 BBC S75 800 
6 250 
1972 BBC 575 600 
1972 BBC 575 600 
1972 BBC 575 125 
1975 BBC 55S 135 
1 460 


7 710 


INTERNAL COMBUSTION 


YEAR AND 
MANUFACTURER 
ANNEE ET 
FABRICANTS 
SOCIETE D'ENERGIE DE LA BAIE JAMES 
BAIE JAMES-LG3 1977 MLW 
1977 MLW 
LATITUDE 53 43 UST, MLW 
LONGITUDE 76 01 1977 MLW 
1977 MLW 
19717 MLW 
od MLW 
1977 DD 
AOTAT DD 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
BAIE JAMES-LG4 1976 CAT 
1978 DD 
LATITUDE 53°51 1978 DD 
LONGITUDE Us 75U/ 1978 DD 
1978 DD 
1978 DD 
1978 DD 
1979 CAT 
1979 CAT 
1980 DD 
1980 DD 
1980 DD 
PRINCIPAL FUEL - PLANT ON STANDBY 
BRISAY 1978 CAT 
1979 CAT 
LATITUDE 54 28 1980 DD 
LONGITUDE 70 33 1980 CAT 
1980 CAT 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
FONTANGE 1978 CAT 
1978 CAT 
LATITUDE 54 33 1980 cat 
LONGITUDE ial mane 1980 CAT 
1980 CAT 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
LAC PAU 1982 CAT 
1982 CAT 
LATITUDE 69753 1982 CAT 
LONGITUDE 54 50 1982 CAT 
1982 CAT 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
ONTARIO 
GANANOQUE LIGHT & POWER LTD 
STATION 6 1959 MBD 
19'59 MBD 
LATITUDE 44 20 1967 NOBG 
LONGITUDE 76 10 1967 CB 
1972 CAT 
1972 CAT 
1978 CAT 
PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 


PRIME MOVERS 


MOTEURS PRIMAIRES 


TYPE 


TYPE 


hm J J we Jil we Jeo Jae J we Hh Ih} 


l==) ole lia how=) slo jis Mo) 


cooon cvouuoo 


oovuvosd 


ONnNDOOYS 


CYCLE SUPERCHARGED CYLINDERS 
CYCLE SURALIMENTE CYLINDRES 
4 Wikis 16 

4 YES 16 

4 YES 16 

4 YES 16 

4 YES 16 

4 YES 16 

4 YES 16 

4 YES 16 

4 YES 16 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 

4 YES 16 

2 YES 16 

2 YES 16 

2 YES 16 

2 YES 16 

2 YES 16 

2 YES 16 

4 YES 16 

4 YES 16 

2 YES 16 

2 YES 16 

4 YES 16 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - CENTRALE 

4 YES 16 

4 YES 16 

2 YES 16 

4 YES 6 

4 YES 6 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 

4 YES 16 

4 YES 16 

4 YES 16 

4 YES 6 

4 YES 6 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 

4 YES 6 

4 YES 6 

4 YES 6 

4 YES 6 

4 YES 6 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 

QUEBEC, TOTAL 

4 YES 8 

4 YES 8 

4 YES 8 

4 YES 8 

4 YES 6 

4 YES 6 

4 YES 12 


OZ 


RPM CAPACITY 


T/MN CAPACITE 


900 
900 
900 
900 
900 
900 
900 
1800 
1800 


NMNMNHNHNDND LD 


1200 
1800 
1800 
1800 
1800 
1800 
1200 
1200 
1200 
1800 q 
1800 1 
1800 1 


a ee ee ee ee 


DE SOUTIEN 


1200 
1200 
1800 
1800 
1800 


1200 
1200 
1200 
1800 
1800 


1800 
1800 
1800 
1800 
1800 


450 
450 
327 
327 
1200 
1200 
1200 


ey 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 


KW 


492 
492 
492 
492 
254 
254 
597 


COMBUSTION INTERNE 


MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS 
ANNEE ET VOLTS 
FABRICANTS 

1977 BBC 4160 
1977 BBC 4160 
1977 BBC 4160 
1977 BBC 4160 
1977 BBC 4160 
BSCE BBC 4160 
AST BBC 4160 
1977 BBC 4160 
UE TAL BBC 4160 
1976 BBC 4160 
1978 EM 4160 
1978 EM 4160 
1978 EM 4160 
1978 EM 4160 
1978 EM 4160 
1978 EM 4160 
1979 BBC 4160 
S79) BBC 4160 
1980 EM 4160 
1980 EM 4160 
1980 EM 4160 
1978 BBC 4160 
1979 BBC 4160 
1980 BBC 600 
1980 CANR 600 
1980 CANR 600 
1978 BBC 4160 
1978 BBC 4160 
1980 BBC 4160 
1980 CANR 600 
1980 CANR 600 
1982 CANB 600 
1982 CANR 600 
1982 CANR 600 
1982 BBC 600 
1982 BBC 600 
1959 BREL 4160 


1959 BREL 4160 
1967 WEST 4160 


1967 EE 4160 
1972 EM 480 
1972 EM 480 
1978 GE 4160 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


NMNNNHNN ND 
Co 
Ww 
wn 


875 


30 720 


142 449 


—o 2 
w 
foal 
oO 


INTERNAL COMBUSTION 


PRIME MOVERS 


MOTEURS PRIMAIRES 


UWE) = 


YEAR AND 

MANUFACTURER TYPE CYCLE SUPERCHARGED CYLINDERS 

ANNEE ET TYPE CYCLE SURALIMENTE CYLINDRES 

FABRICANTS 
ORILLIA WATER LIGHT & POWER COMM 
ORILLIA 1947 FM D 2 YES 10 

1948 FM D 2 YES 10 
LATITUDE 44 37 
LONGITUDE 19°25 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL ~- DIESEL 
PEMBROKE HYDRO ELECTRIC COMM 
PEMBROKE 1929 BESS D 2 YES 6 

1949 GM D 2 YES 12 
LATITUDE 45 49 
LONGITUDE ahah Wig) 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 

ONTARIO, TOTAL 

MANITOBA 
HUDSON BAY MINING & SMELTING CO LTD 
SNOW LAKE 1980 CANR D 4 YES 6 

1980 GM D 4 YES 6 
LATITUDE 54 53 1980 GM D 4 YES 6 
LONGITUDE 100 02 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 
SPRUCE POINT 1980 EE D 4 YES 6 

1980 EE D 4 YES 6 
LATITUDE 54 35 1980 EE D 4 YES 6 
LONGITUDE 100 25 1980 EE D 4 YES 6 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 
MANITOBA HYDRO 
BERENS RIVER nS CAT D 4 YES 6 

1974 CAT D 4 YES 6 
LATITUDE S22 S79 CAT D 4 YES 12 
LONGITUDE 97 01 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 
BLOODVEIN 1973) DD D 2 YES 8 

1973 DD D 2 YES 8 
LATITUDE 51 46 1978 DD D 2 YES 8 
LONGITUDE 96 38 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 
BROCHET 1973 CAT D 4 YES 6 

1974 CAT D 4 YES 6 
LATITUDE 5753 1976 CAT D 4 YES 6 
LONGITUDE 101 40 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 


RPM 


T/MN 


720 
720 


200 
720 


900 
1800 
1800 


900 
900 
900 
900 


1200 
1200 
1200 


1800 
1800 
1800 


1800 
1800 
1200 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


1 194 
1 194 


816 
597 


985 
112 
112 


628 
645 
645 
985 


280 
280 
466 


163 
163 
163 


163 
163 
280 


COMBUSTION INTERNE 


MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FPABRICANTS 

KW 
1947 EM 2300 1 000 
1948 PM 2300 1 136 

2 136 

2 136 
1929 WEST 2500 930 
1949 AC 2500 680 

1 610 

1 610 

10 016 
1980 CANR 600 925 
1980 BBC 600 75 
1980 EM 600 75 

1 075 
1980 TA 600 600 
1980 TA 600 600 
1980 TA 600 600 
1980 TA 600 930 

2 730 

3 805 
1971 TA 600 300 
1974 KATO 600 300 
1979 KATO 600 500 

ie 100 
1973 EM 600 dis 
1973 EM 600 75 
1978 EM 600 175 

525 

1973 TA 600 175 
1974 TA 600 175 
1976 CaT 600 300 


650 


INTERNAL COMBUSTION 


PRIME MOVERS 


MOTEURS PRIMAIRES 


YEAR AND 
MANUFACTURER 
ANNEE ET 
FABRICANTS 
FORT CHURCHILL 19/53 PM 
1959 FM 
LATITUDE 58 45 1961 GM 
LONGITUDE 94 10 1962 GM 
1963 FM 
1971 GM 
197A GM 
1974 MRBL 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


GARDEN HILL 1970 

1974 
LATITUDE 53500 S79 
LONGITUDE 94 40 1979 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


GOD'S LAKE NARROWS 1972 

1972 
LATITUDE 54 32 1980 
LONGITUDE 94°25 1982 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


GOD'S RIVER 1979 
1979 

LATITUDE 54 50 

LONGITUDE 94 04 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


GRANVILLE LAKE 1974 
1974 
LATITUDE 56 14 1979 


LONGITUDE 100 38 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


JACKHEAD 1979 
1981 

LATITUDE 51) 52 

LONGITUDE 97 16 


PRINCIPAL FUEL ~ DIESEL 


LAC BROCHET 1981 
1981 
LATITUDE 58 40 1981 


LONGITUDE 101 40 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


LITTLE GRAND RAPIDS 1974 
1976 

LATITUDE 52.02 1976 

LONGITUDE 95530 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


OXFORD HOUSE 1974 
1974 

LATITUDE 54 57 1980 

LONGITUDE 95 116 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


PAUINGASSI 1976 

1976 
LATITUDE 52 10 ipele/e) 
LONGITUDE 95° 3.0 1979 


PRINCIPAL FUEL + DIESEL 


CAT 
CAT 


CAT 
CAT 


CAT 
CAT 


DORM 
DORM 
DORM 


CAT 
CAT 


CAT 
CAT 
CAT 


CAT 
CAT 
CAT 


CAT 
CAT 
CAT 


CAT 
CAT 
CAT 
CAT 


TYPE 


TYPE 


vovonuvoYy 


oCuovuYy 


vu0”9o voUuYy 


0U0NvD ouUD vu0y 


iw oRo R=) 


ESNNNNMNNND 


feee Feee 


oa 


Fee Fee 


+ 


. a a a 


COMBUSTIBLE 


YES 
YES 
YES 
YES 


COMBUSTIBLE 


COMBUSTIBLE 


YES 
YES 


COMBUSTIBLE 


COMBUSTIBLE 


YES 
YES 


COMBUSTIBLE 


COMBUSTIBLE 


YES 
YES 
YES 


COMBUSTIBLE 


COMBUSTIBLE 


YES 
YES 
YES 
YES 


COMBUSTIBLE 


104 - 


SU PERCHARGED 


SURALIMENTE 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


CYLINDERS 


CYLINDRES 


- DIESEL 


6 
6 
12 
12 


- DIESEL 


NDA 


1 


- DIESEL 


- DIESEL 


fre 


- DIESEL 


- DIESEL 


DAD 


- DIESEL 


- DIESEL 


= DIESEL 


fereree 


=) DIESEL. 


T/MN 


720 
720 
720 
720 
720 
900 
720 
600 


1200 
1200 
1200 
1200 


1200 
1200 
1200 
1200 


1800 
1800 


1200 
1200 
1200 


1800 
1200 


1800 
1800 
1800 


1800 
1800 
1800 


1200 
1200 
1200 


1800 
1800 
1800 
1800 


CAPACITY 


CAPACITE 


Ne Oe a 


KW 


194 
194 
171 
171 
194 
686 
171 
447 


336 
336 
642 
642 


280 
280 
280 
466 


184 
184 


19 
19 
19 


163 
280 


163 
163 
163 


70 
163 
163 


280 


466 


COMBUSTION INTERNE 


MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1953 FM 4160 1 140 
1959 PM 4160 1 140 
1961 GE 2400 1 000 
1962 GM 2400 1 000 
1963 FM 4160 1 140 
1971 GM 4160 2 500 
1971 GE 2400 1 000 
1974 BREL 4160 2 340 
11 260 
1970 TA 600 300 
1974 KATO 600 300 
1979 TA 600 500 
19779 KATO 600 500 
1 600 
1972 TA 600 300 
1972 TA 600 300 
1980 TA 600 300 
1982 KATO 600 500 
1 400 
1979 TA 600 175 
1979 TA 600 175 
350 
1974 GE 240 20 
1974 GE 240 20 
S79 GE 240 20 
60 
1979 TA 600 Lizhs 
1981 TA 600 300 
475 
1981 TA 600 475 
1981 TA 600 175 
1981 BBC 600 Ws) 
525 
1974 TA 240 75 
1976 TA 600 175 
1976 TA 600 175 
425 
1974 KATO 600 300 
1974 KATO 600 300 
1980 CGE 600 500 
1 100 
1976 TA 240 75 
1976 TA 240 1 
1979 TA 240 us) 
1979 TA 240 5) 


300 


INTERNAL COMBUSTION 


PIKWITONEL 
LATITUDE 55°36 
LONGITUDE 97 10 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


POPLAR RIVER 


LATITUDE 
LONGITUDE 


53°05 
S77 e118 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


PUKATAWAGAN 
LATITUDE 55 45 
LONGITUDE 101 19 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


RED SUCKER LAKE 


LATITUDE 
LONGITUDE 


54 10 
93537 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


SHAMATTAWA 
LATITUDE Bey ey? 
LONGITUDE 92505 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


ST THERESA 
LATITUDE 53°50 
LONGITUDE 94 46 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


TADOULE LAKE 


LATITUDE 
LONGITUDE 


58 40 
98 22 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


THE PAS 
LATITUDE 53 50 
LONGITUDE 101.15 


PRINCIPAL FUEL - PLANT 


THICKET PORTAGE 


BS 
97°37 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


WAAS AGOMACH 
LATITUDE SE) SR) 
LONGITUDE 94 5p 


PRINCIPAL FUEL ~ DIESEL 


PRIME MOVERS 


MOTEURS PRIMAIRES 


YEAR AND 
MANUFACTURER 
ANNEE ET 
FABRICANTS 


1974 
1974 


CAT 
CAT 


1972 CAT 
1976 cat 
1977 CAT 
1982 DD 

1982 CAT 
1976 CAT 
1976 CAT 
1981 cAT 
1973 CAT 
1973 CAT 
1971 CAT 
1975 CAT 
1975 CAT 
1982 CAT 
1982 CAT 
1982 CAT 
1982 CAT 
1982 CAT 
1954 GM 

1958 GM 

1959 MDE 
ON STANDBY 
1972 DD 

(Ou DD 

1976 DD 

1976 DD 

1975 CAT 
1975 CAT 
1979 CAT 


TYPE 


TYPE 


vuuoo 
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CYCLE SUPERCHARGED CYLINDERS 

CYCLE SURALIMENTE CYLINDRES 

4 YES 6 

4 YES 6 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 

4 YES 6 

4 YES 6 

4 YES 6 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 

2 YES 16 

4 YES 2 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 

4 YES 6 

4 YES 6 

4 YES 6 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 

4 YES 6 

4 YES 6 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 

4 YES 6 

4 YES 6 

4 YES 6 

4 YES 12 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 

4 YES 6 

4 YES 6 

4 YES 6 

4 YES 6 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 

2 YES 16 

2 YES 16 

4 YES 12 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - CENTRALE 

2 YES 4 

2 YES 4 

2 YES 4 

2 YES 4 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 

u YES 6 

4 YES 6 

4 YES 6 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 

MANITOBA, TOTAL 


RPM CAPACITY 
T/MN CAPACITE 
KW 

1800 163 
1800 163 
1800 163 
1200 280 
1800 163 
1800 Sil 
1200 466 
1800 163 
1800 163 
1800 163 
1800 163 
1800 163 
1800 163 
1200 280 
1200 280 
1200 466 
1800 163 
1800 163 
1209 116 
1200 116 
720 1 074 
720 1 074 
720 815 
DE SOUTIEN 
1800 70 
1800 70 
1800 70 
1800 70 
1200 280 
1200 280 
1200 298 


COMBUSTION INTERNE 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1976 TA 600 125 
1976 TA 600 175 
350 
197.2 TA 600 175 
1976 TA 600 300 
1977 TA 600 175 
650 
1982 TA 600 350 
1982 CGE 600 500 
850 
1976 TA 600 AS 
1976 TA 600 We) 
1981 TA 600 175 
525 
1973 TA 600 175 
1973 TA 600 175 
350 
1971 TA 600 7/5) 
1975 TA 600 300 
1975 TA 600 300 
1982 CGE 600 500 
2/5 
1982 TA 600 175 
1982 TA 600 175 
1982 TA 600 125 
1982 TA 600 125 
600 
1954 GE 2400 1 000 
1958 GM 2400 1 000 
1959 BREL 2400 750 
Zao 
1972 EM 600 13 
1972 EM 600 75 
1976 EM 600 us 
1976 EM 600 75 
300 
AST: TA 600 300 
19:75: TA 600 300 
19719 TA 600 300 
900 
28 320 
S225 


INTERNAL COMBUSTION 


PRIME MOVERS 


MOTEURS PRIMAIRES 


YEAR AND 
MANUFACTURER TYPE 
ANNEE ET TYPE 
FABRICANTS 

SASKATCHEWAN 

ELDORADO NUCLEAR LTD 

ELDORADO 1956 CB D 
1956 CB D 

LATITUDE 59533 1956 CB D 

LONGITUDE 108 30 1956 CB D 

PRINCIPAL FUEL - LIGHT FUEL OIL 

HUDSON BAY MINING & SMELTING CO LTD 

CREIGHTON POWERHOUSE 1980 EE D 

LATITUDE 54 45 

LONGITUDE 101 54 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL 

NORTH SASK ELECTRIC LTD 

BRABANT LAKE 1969 CAT D 
1975 CAT D 

LATITUDE 56 00 

LONGITUDE 103 43 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL 

CAMSELL PORTAGE 1970 CAT D 
1970 CAT D 

LATITUDE 59 357, 

LONGITUDE O95 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL 

DESCHAMBEAULT 1972 CAT D 
1978 CAT D 

LATITUDE 54 55 1979 CAT D 

LONGITUDE 103 22 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL 

DILLON 1980 CAT D 
1980 CAT D 

LATITUDE 55 56 1980 CAT D 

LONGITUDE 108 56 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL 

FOND DU LAC 1975 CAT D 
1976 CAT D 

LATITUDE ae) 4) 1977 CAT D 

LONGITUDE 107 12 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL 

KINOOSAO 1970 CAT D 
1976 CAT D 

LATITUDE 57505 

LONGITUDE 102 01 


PRINCIPAL FUEL - 


DIESEL 


So 
K 
ww 
n 


COMBUSTIBLE 


COMBUSTIBLE 


YES 
YES 


ee 


COMBUSTIBLE 


NO 
YES 


revs 


COMBUSTIBLE 


YES 
YES 
YES 


fee 


COMBUSTIBLE 


YES 
YES 
YES 


eee 


COMBUSTIBLE 


YES 
YES 
YES 


Set 


COMBUSTIBLE 


= 


NO 
4 YES 


COMBUSTIBLE 


Wor 


SU PERCHARGED 


SU RALIMENTE 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


CYLINDERS 


CYLINDRES 


12 
12 
12 
a2, 


Ono 


noo 


foo mea) 


RPM 


T/MN 


SVT 
327 
327 
327 


MAZOUT LEGER 


DIESEL 


DIESEL 


DIESEL 


DIESEL 


DIESEL 


DIESEL 


DIESEL 


900 


1800 
1800 


1800 
1800 


1800 
1800 
1800 


1800 
1800 
1800 


1800 
1800 
1800 


1800 
1800 


CAPACITY 


CAPACITE 


NNN bh 


KW 


387 
387 
387 
387 


985 


US) 
101 


56 
75 


164 
254 
254 


254 
254 
254 


164 
254 
254 


56 
101 


COMBUSTION INTERNE 


MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1956 EE 2300 DAL 
1956 EE 2300 2 250 
1956 EE 2300 2 250 
1956 EE 2300 Ps P8510) 
9 000 
9 000 
1980 TA 600 930 
930 
930 
1969 TA 240 aS: 
Ue)7/S) TA 240 100 
175 
1970 TA 240 50 
1970 TA 240 75 
Ai25 
1972 TA 240 150 
1978 BBC 240 250 
19:79 BBC 240 250 
650 
1980 BBC 240 250 
1980 BBC 240 250 
1980 BBC 240 250 
750 
1975 vA 240 150 
1976 TA 240 250 
1977 BBC 240 250 
650 
1970 TA 240 50 
1976 TA 240 100 


150 


— Oni 
INTERNAL COMBUSTION 


PRIME MOVERS 


MOTEURS PRIMAIRES 


YEAR AND 
MANUFACTURER TYPE CYCLE SUPERCHARGED CYLINDERS 
ANNEE ET TYPE CYCLE SURALIMENTE | CYLINDRES 
FABRICANTS 
MICHELLE VILLAGE 1969 CAT D 4 YES 4 
1969 CAT D 4 NO 4 
LATITUDE 55 59 
LONGITUDE 109 06 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 
MISSINIPE 1973 CAT D 4 YES 4 
1976 CAT D 4 YES 6 
LATITUDE 55 36 
LONGITUDE 104 46 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 
PATUANAK 1975 CAT D 4 YES 6 
1976 CAT D 4 YES 6 
LATITUDE 55 55 1977 CAT D 4 YES 8 
LONGITUDE 107 43 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 
PINEHOUSE 1977 cat D 4 YES 6 
1978 CAT D 4 YES 8 
LATITUDE 55 31 1981 cat D 4 YES 12 
LONGITUDE 106 36 1981 Cat D 4 YES 12 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 
SOUTHEND — 1975. CAT D 4 YES 6 
1978 CAT D 4 YES 8 
LATITUDE 56 19 1979 CAT D 4 YES 8 
LONGITUDE 103 14 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 
STONY RAPIDS 1976 cat D 4 YES 6 
1978 CAT D 4 YES 8 
LATITUDE 59 16 1981 CAT D 4 YES 12 
LONGITUDE 105 50 1981 CAT D 4 YES 12 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 
WOLLASTON 1978 CAT D 4 YES 12 
1978 CAT D 4 YES 6 
LATITUDE 58 07 1978 CAT D 4 YES 8 
LONGITUDE 103 10 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 
SASKATCHEWAN, TOTAL 
ALBERTA 
ALBERTA POWER LTD 
ALGAR MICROWAVE 1977 -DEUZ D y NO 4 
LATITUDE 56 05 
LONGITUDE 111 51 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 
BERLAND MICROWAVE 1967  DEUZ D 4 NO 4 
LATITUDE 53 39 
LONGITUDE 118 10 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 


1800 
1800 


1800 
1800 


1800 
1800 
1800 


1800 
1800 
1200 
1200 


1800 
1800 
1800 


1800 
1800 
1200 
1200 


1800 
1800 
1800 


1800 


1800 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


75 
56 


75 
101 


164 
254 
254 


254 
254 
642 
642 


101 
254 
254 


254 
254 
642 
642 


33 
254 
254 


57 


25 


COMBUSTION INTERNE 
MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1969 TA 240 75 
1969 TA 240 50 
125 
1973 TA 240 75 
1976 TA 240 100 
175 
1975 TA 240 150 
1980 BBC 240 250 
1980 TA 240 250 
650 
1977 TA 240 250 
1978 BBC 240 250 
1981 BBC 4160 600 
1981 BBC 4160 600 
1 700 
1975 TA 240 200 
1978 BBC 240 250 
1979 BBC 240 250 
700 
1976 TA 240 250 
1978 BBC 240 250 
1981 BBC 4160 600 
1981 BBC 4160 600 
1 700 
1978 BBC 240 300 
1978 TA 240 250 
1978 BBC 240 250 
800 
8 350 
18 280 
1977 STAM 240 30 
30 
1967 TA 240 20 
20 


INTERNAL COMBUSTION 


BUFFALO CREEK 


56 30 
113 00 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


CHIPEWYAN LAKE 


56 56 
113 28 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


CROW LAKE MICROWAVE 


LATITUDE 
LONGITUDE 


SS 
112551 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


ECONOMY MICROWAVE 


54 47 
118 13 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


FORT CHIPEWYAN 


LATITUDE 
LONGITUDE 


58 43 
111 09 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


FORT MCMURRAY 


56 46 
UL Ae 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRIME MOVERS 


MOTEURS PRIMAIRES 


PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 


FOX LAKE 
LATITUDE 58525 
LONGITUDE 114 33 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


GREGOIRE MICROWAVE 


LATITUDE 
LONGITUDE 


S69 
0335 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


INDIAN CABINS 


LATITUDE 
LONGITUDE 


59853 
lee (Or 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


JANVIER 
LATITUDE 50 57 
LONGITUDE 110 42 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


YEAR AND 
MANUFACTURER TYPE 
ANNEE ET TYPE 
FABRICANTS 

1982 WHIT D 
1982 WHIT D 
1982 WHIT D 
1982 WHIT D 
1975 DEUZ D 
19.75 DEUZ D 
tS 7, DEUZ D 
1977 DEUZ D 
1968 CAT D 
1971 CAT D 
1973 CAT D 
1974 CAT D 
1982 CAT D 
1964 CB D 
1966 CB D 
1966 CB D 
1968 CB D 
1968 CB D 
1969 CB s 
1974 FM D 
1968 CUEN D 
1975 GM D 
1982 CAT D 
1977 DEUZ D 
TIS DEUZ D 
1S) DEUZ D 
OT CAT D 
1972 CAT D 


108 - 


RPM 


T/MN 


1200 
1200 
900 
900 


1800 
1800 


1800 


1800 


1200 
1200 
1200 
1200 
1200 


700 
327 
327 
327 
450 
327 
720 


1800 
1800 
1800 


1800 


1800 
1800 


1800 
1800 


CYCLE SUPERCHARGED CYLINDERS 
CYCLE SURALIMENTE CYLINDRES 

4 YES 6 

4 YES 6 

4 YES 16 

4 YES 16 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 

4 NO 6 

4 NO 6 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 
4 NO 4 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 

4 NO 3 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 

4 YES 12 

4 YES 12 

4 YES 12 

4 YES 16 

4 YES 12 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 

4 YES 8 

4 YES 8 

4 YES 8 

4 YES 16 

4 YES 6 

4 YES 16 

2 YES 12 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 

4 YES 12 

2 No 12 

4 YES 6 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 
4 NO 4 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 
4 No 6 

4 NO 6 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 
4 YES 6 

4 YES 6 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


515 
515 
1 344 


65 
62 


57 


31 


358 
144 


57 


62 
65 


149 
149 


COMBUSTION INTERNE 
MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1982 IE 4160 500 
1982 IE 4160 500 
1982 ELPR 4160 1 250 
1982 ELPR 4160 1250 
3 500 
1975 STAM 208 50 
1975 STAM 208 50 
100 
1977 STAM 240 30 
30 
1977 STAM 240 20 
20 
1968 KATO 2400 300 
1971 TA 2400 500 
1973 TA 2400 500 
1974 TA 4160 880 
1982 TA 2400 500 
2 680 
1964 EE 2400 500 
1966 EE 4160 1 200 
1966 EE 4160 1 200 
1968 EE 4160 2 500 
1968 EE 2400 650 
1969 EE 4160 3 000 
1974 FM 4160 2 070 
11 120 
1968 EM 480 250 
Useless BBC 480 250 
1982 TA 480 150 
650 
1977 STAM 240 30 
30 
1975 STAM 208 50 
1975 STAM 208 50 
100 
1972 TA 480 125 
1972 TA 480 125 


= 109R= 


INTERNAL COMBUSTION COMBUSTION INTERNE 
PRIME MOVERS MAIN GENERATORS 
MOTEURS PRIMAIRES GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND YEAR AND 
MANUFACTURER TYPE CYCLE SUPERCHARGED CYLINDERS’ RPM CAPACITY MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET TYPE CYCLE SURALIMENTE CYLINDRES T/MN CAPACITE ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS FABRICANTS 
KW KW 
JASPER 1959 CB S 4 YES 16 327 35193 1959 EE 4160 3 000 
1960 CB = 4 YES 16 327 Sis1.9'S 1960 EE 4160 3 000 
LATITUDE S2os 1973 WAUM BS) 4 YES 12 1200 a" 7119 1973 TA 4160 1 200 
LONGITUDE 118 05 1974 WAUM s 4 YES 12 1200 sii) 1974 TA 4160 1 200 
1974 GM D 2 YES 16 900 2 100 1974 GM 4160 2 300 
PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 10 700 
JEAN D'OR PRAIRIE 1970 CAT D 4 YES 6 1200 242 1970 EM 480 250 
1975 GM D 2 YES 8 1800 213 1975 TA 480 200 
LATITUDE 58 23 
LONGITUDE 115 04 
PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 450 
MARIANNA LAKE NENEA CAT D 4 NO 6 1200 109 1981 PE 2400 100 
1981 CAT D 4 NO 6 1200 110 1971 BBC 480 100 
LATITUDE 55 58 
LONGITUDE 112 00 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 200 
MAYTOWER MICROWAVE 1977 DEUZ D 4 NO 4 1800 34 1977 STAM 240 30 
LATITUDE 55 30 
LONGITUDE t12 24 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 30 
MUSKEG MICROWAVE 1977 DEUZ D 4 NO 3 1800 31 1977 STAM 240 20 
LATITUDE 54 00 
LONGITUDE 118 18 
PRINCIPAL FUEL + DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 20 
PEERLESS LAKE 1980 CAT D 4 YES 6 1800 172 1980 BBC 480 150 
1980 CAT D 4 YES 6 1800 172 1980 BBC 480 150 
LATITUDE 56 40 
LONGITUDE 114 34 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 300 
SIMONETTE MICROWAVE 1977 DEUZ D 4 NO 3 1800 31 1977 STAM 240 20 
LATITUDE 54 19 
LONGITUDE 118 21 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 20 
STEEN RIVER 1981 DEUZ D 4 NO 3 1800 31 1981 STAM 220 20 
1982 DEUZ D 4 NO 2 1800 14 1982 BBC 240 10 
LATITUDE 59/535 
LONGITUDE U7 705 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 30 
THICKWOOD HILLS 1976 LIst D 4 NO 2 1800 19 1976 STAM 240 12 
1976 LIST D 4 NO Zz 1800 19 1976 STAM 240 12 
LATITUDE 56 47 
LONGITUDE att 52 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 24 
TROUT LAKE 1980 CAT D 4 YES 6 1800 72 1980 BBC 480 150 
1980 CAT D 4 YES 6 1800 172 1980 BBC 480 150 
LATITUDE 56 29 


LONGITUDE 114 35 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 300 


30 604 


INTERNAL COMBUSTION 


PRIME MOVERS 


MOTEURS PRIMAIRES 


YEAR AND 
MANUFACTURER TYPE 
ANNEE ET TYPE 
FABRICANTS 

AMOCO CANADA PETROLEUM CO LTD 

BIGSTONE 1967 WAUM 5 
1967 WAUM Ss 

LATITUDE 54 18 1967 WAUM s 

LONGITUDE T7245 1967 WAUM s 

PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 

EAST CROSSFIELD 1968 WAUM S) 
1968 WAUM s 

LATITUDE 51 26 

LONGITUDE 114 01 

PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 

FIR 1976 WAUM Ss 
1976 WAUM s 

LATITUDE 54 20 

LONGITUDE ti7e 10 

PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 

WHITECOURT 1958 WHIT Ss 
1958 WHIT iS) 

LATITUDE 54 09 1962 CB s 

LONGITUDE 115 41 1962 CB Ss 
1962 CB s 
1965 CB s 
1965 CB s 

PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 

BUILDING SERVICES ALTA HOSPITAL 

PONOKA HOSPITAL 1972 WAUM D 

LATITUDE 52 42 

LONGITUDE Ws) SS) 

PRINCIPAL FUEL - LIGHT FUEL OIL 

CALGARY CITY OF 

CALGARY 1965 EE D 
1965 EE D 

LATITUDE 51 03 

LONGITUDE 114 05 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL 

SOUTHERN ALTA INSTITUTE OF TECH 

POWER PLANT 1967 WAUM s 

LATITUDE 571/03 

LONGITUDE 114 05 


PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 


=) tO 


CYCLE SU PERCHARGED 
CYCLE SURALIMENTE 
4 NO 
4 NO 
4 NO 
4 NO 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


4 NO 
4 NO 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


NO 
NO 


cs 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


Ferrer ee 
we 
wy 
1p) 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


4 YES 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


4 YES 


4 YES 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


CYLINDERS RPM 


CYLINDRES MT/MN 


12 900 
le 900 
12 900 
12 900 


- GAZ NATUREL 


12 900 
12 900 


- GAZ NATUREL 


6 1200 
6 1200 


- GAZ NATUREL 


600 
600 
450 
450 
450 
450 
450 


DmODDDODOO 


- GAZ NATUREL 


8 1800 


- MAZOUT LEGER 


16 900 
16 900 
- DIESEL 

12 1200 


- GAZ NATUREL 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


515 
515 
Dio 
515 


477 
477 


224 
224 


324 
324 
082 
082 
082 
082 
082 


poh ook och ka 


201 


1 865 
1 865 


504 


COMBUSTION INTERNE 


MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1967 EM 480 400 
1967 EM 480 400 
1967 EM 480 400 
1967 EM 480 400 
1 600 
1968 EM 480 400 
1968 EM 480 400 
800 
1976 KATO 480 175 
1976 KATO 480 175 
350 
1958 SL 480 300 
1958 SL 480 300 
1962 GE 480 800 
1962 GE 480 800 
1962 GE 480 800 
1965 GE 480 800 
1965 GE 480 800 
4 600 
1350 
1972 CANR 2400 200 
200 
200 
1965 CGE 2400 1 800 
1965 CGE 2400 1 800 
3 600 
3 600 
1967 TA 4160 500 
500 


500 


INTERNAL COMBUSTION 


PRIME MOVERS 


MOTEURS PRIMAIRES 


YEAR AND 
MANUFACTURER 
ANNEE ET 
FABRICANTS 
ST REGIS (ALBERTA) LTD 
HINTON 1956 SCMK 
1956 GM 
LATITUDE S325) 
LONGITUDE 117 34 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


BRITISH COLUMBIA - COLOMBIE-BRITANNIQUE 


a= a = oe oo ee ee ---- 


ALCAN SMELTERS & CHEMICALS LTD 


KITIMAT 1954 
1954 
LATITUDE 54 00 1954 
LONGITUDE 128 42 1954 
1954 


PRINCIPAL FUEL - PLANT ON STANDBY 


B C PACKERS LTD 


NAMU 1962 
1962 
LATITUDE 51 49 1962 
LONGITUDE Ua BF 1962 
1963 
1963 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


ERINCO MINING LTD 
CASSIAR RESOURCES DIV 1964 
1970 
Bish aly 1971 
129 48 1972 
1973 
1974 
OTS: 
1976 
1978 
1979 
1979 
1981 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


BRITISH COLUMBIA HYDRO & POWER 


ANAHIM 1966 

1972 
LATITUDE 52 28 1972 
LONGITUDE 2San9 1975 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


AUTH 


CAT 
GM 
GM 
CAT 


TYPE 


TYPE 


vunuo00oNy 


l=d=jl=seioVoMalleo =o i=l} Soyo vNy 


vououYy 


= die 


CYCLE SU PERCHARGED 
CYCLE SURALIMENTE 
iz NO 
2 NO 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


ALBERTA, 


YES 
YES 
YES 
YES 
YES 


NNN ND DY 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


NNMNN NN 
=z 
{o) 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


Sresokreer feels = 
K 
B 
nu 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


FwHOne 
=z 
Co} 


COMBUSTIBLE PaINCIPAL 


- CENTRALE DE COUTIEN 


12 1890 

12 1890 

12 1890 

12 1890 

12 1890 

12 1890 

- DIESEL 
5 450 1 
g) 514 1 
9 514 1 
9 514 1 
) 514 1 
9 514 1 
¢) 514 1 
9 514 1 
9 514 1 
9 514 1 
9 514 1 
12 1200 

- DIESEL 

12 1200 

12 1800 

12 1800 

12 1200 

- DIESEL 


CYLINDERS RPM CAPACITY 
CYLINDRES T/MN CAPACITE 
KW 
16 750 1 20315 
16 720 932 
- DIESEL 
TOTAL 
16 720 1 074 
16 720 1 074 
12 720 776 
12 720 776 
16 720 1 074 


261 
261 
261 
261 
261 
261 


119 
455 
455 
455 
455 
455 
455 
455 
455 
455 
455 
559 


593 
336 
336 
679 


COMBUSTION INTERNE 


MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 

KW 
1956 EM 2400 1 100 
1956 WEST 2400 1 000 

2 100 

2 100 

44 354 
1954 CRWH 2300 1 000 
1954 CRWH 2300 1 000 
1954 CRWH 2300 750 
1954 CRWH 2300 750 
1954 CRWH 2300 1 000 

4 500 

4 500 
1962 ENEL 480 235 
1962 ENEL 480 235 
1962 ENEL 480 235 
1962 ENEL 480 235 
1963 ENEL 480 235 
1963 ENEL 480 235 

1 410 

1 410 
1964 CGE 2400 975 
1970 BREL 2400 1 400 
1971 BREL 2400 1 400 
Uo BREL 2400 1 400 
1973 BREL 2400 1 400 
1974 BREL 2400 1 400 
OZ BREL 2400 1 400 
1976 BREL 2400 1 400 
1978 BREL 2400 1 400 
1979 BREL 2400 1 400 
1979 BREL 2400 1 400 
1981 CANR 2400 600 

15, 575 

P59575 
1966 KATO 2400 500 
1972 KATO 2400 250 
1972 KATO 2400 250 
1975 KATO 2400 600 

1 600 


INTERNAL COMBUSTION 


PRIME MOVERS 


MOTEURS PRIMAIRES 


YEAR AND 
MANUFACTURER 
ANNEE ET 
FABRICANTS 
ATLIN ASS CAT 
1975 CAT 
LATITUDE 59 34 1978 CAT 
LONGITUDE 133 42 1978 CAT 
1978 CAT 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


BAMFIELD 1966 
1974 
LATITUDE 48 50 1974 
LONGITUDE 125 08 1975 
1975 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


BELLA BELLA 1969 
1969 
LATITUDE 52 09 1970 
LONGITUDE 128 07 1970 
1976 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


BELLA COOLA 1962 

1962 
LATITUDE SZeZ22 1964 
LONGITUDE 126 46 1969 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


BOSTON BAR 1951 
1951 
LATITUDE 49 52 1956 
LONGITUDE 121526 1956 
1960 
1967 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


DEASE LAKE 1963 
1978 

LATITUDE 58 27 1978 

LONGITUDE 130 02 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


EDDONTENAJON 1974 
1974 
LATITUDE 57 50 1975 
LONGITUDE 129559 19:75 
1976 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


FORT NELSON 1955 
1957 
ekey/ 
1960 
1960 
1974 
1978 
1978 


LATITUDE 
LONGITUDE 


58 49 
{7 SYS} 


PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 


GOLDEN 1967 
1967 

LATITUDE 51 18 

LONGITUDE 116 58 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


CAT 
CAT 


TYPE 


TYPE 


yvoo cvuo00y ouu0ND =o RoRok =} vouuuys ocouUuy 


leilol sho) s) 


wRuRoBeRooh~oke} 


- 112 - 


SU PERCHARGED 


SURALIMENTE 


FNMONNNM eee FnNnfreeS SnnnNd erro FENN E £e£Heeeet 


SeHeereetse 


YES 
YES 
YES 
YES 
YES 


COMBUSTIBLE 


YES 
YES 
YES 
YES 
YES 


COMBUSTIBLE 
YES 
YES 
YES 
YES 
YES 


COMBUSTIBLE 


COMBUSTIBLE 


COMBUSTIBLE 


YES 
YES 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


CYLINDERS 


CYLINDRES 


amanda 


- DIESEL 


12 
6 
6 

12 

12 


- DIESEL 


- DIESEL 


- DIESEL 


- DIESEL 


12 
8 
12 


- DIESEL 


- DIESEL 


RPM 


T/MN 


1200 
1200 
1200 
1200 
1200 


1200 
1800 
1800 
1200 
1200 


1200 
1200 
1200 
1200 
1200 


720 
720 
720 
1200 


720 
720 
1200 
1200 
720 
1800 


1200 
1200 
1200 


- GAZ NATUREL 


16 
16 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL + DIESEL 


900 
900 


CAPACITY 


CAPACITE 


= 


—jWWwe 


KW 


302 
362 
425 
425 
425 


593 
269 
269 
642 
679 


679 
679 
679 
679 
679 


074 
074 
074 
679 


186 
186 
545 
545 
671 

69 


593 
410 
593 


269 
269 
178 
178 
418 


052 
141 
141 
261 
645 
141 
141 
141 


574 
574 


COMBUSTION INTERNE 


MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FPABRICANTS 
KW 
1971 BEMC 2400 250 
1975 TA 2400 300 
1978 BBC 2400 400 
1978 BBC 2400 400 
1978 BBC 2400 400 
1 750 
1966 KATO 2400 500 
1974 TA 2400 250 
1974 TA 2400 250 
USHA KATO 2400 600 
1975 KATO 2400 600 
2 200 
1969 KATO 2400 600 
1969 KATO 2400 600 
1970 KATO 2400 600 
1970 KATO 2400 600 
1976 KATO 2400 600 
3 000 
1962 GM 2400 1 000 
1962 GM 2400 1 000 
1964 GM 2400 1 000 
1969 KATO 2400 600 
3 600 
1951 EE 460 150 
1951 EE 460 150 
1956 GE 2400 500 
1956 GE 2400 500 
1960 CWES 2200 650 
1967 KOHL 277 45 
lie 9.915 
1963 KATO 2400 500 
1978 COEL 2400 350 
1978 KATO 2400 500 
1 350 
1974 TA 2400 250 
1974 TA 2400 250 
1975 KATO 600 150 
1975 KATO 600 150 
1976 CLBR 2400 350 
TSO 
1955 GE 2400 1 000 
1957 WEST 6900 3 000 
1957 WEST 6900 3 000 
1960 CGE 2400 1 200 
1960 ELLI 2300 600 
1974 WEST 6900 3 000 
1978 WEST 6900 3 000 
1978 WEST 6900 3 000 
17 800 
1967 IE 4160 1 500 
1967 IE 4160 1 500 


3 000 


INTERNAL COMBUSTION 


LYTTON 
LATITUDE 50 14 
LONGITUDE 121 34 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


MASSET 
LATITUDE 54 01 
LONGITUDE 132 07 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


MCBRIDE 
LATITUDE 53 18 
LONGITUDE 120 10 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


REVELSTOKE 
LATITUDE 50 59 
LONGITUDE 118 12 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


SANDSPIT 
LATITUDE 53 14 
LONGITUDE 13150 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


STEWART 
LATITUDE 55256 
LONGITUDE Wa Bk 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


TATLA LAKE 

LATITUDE 51 54 
LONGITUDE 124 36 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
TELEGRAPH CREEK 
LATITUDE 57 54 
LONGITUDE 131 10 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


PRIME MOVERS 


MOTEURS PRIMAIRES 


YEAR AND 
MANUFACTURER TYPE 
ANNEE ET TYPE 
FABRICANTS 

1951 VENG D 
1954 VENG D 
1958 CAT D 
1959 CAT D 
1966 CAT D 
1966 CAT D 
1966 CAT D 
1975 CAT D 
1969 CAT D 
1974 GM D 
1978 ALKO D 
1978 ALKO D 
1978 ALKO D 
1951 CB D 
1956 CB D 
1957 CB D 
1964 GM D 
1967 GM D 
1967 GM D 
UES T/T/ GM D 
1976 GM D 
1952 CB D 
1952 CB D 
1954 CB s 
1965 CB D 
1966 CAT D 
1968 CAT D 
1969 CAT D 
1974 GM D 
1964 MUR D 
1964 GM D 
1965 CAT D 
1966 CAT D 
1968 CAT D 
1969 FM D 
1970 PM D 
1975 GH D 
1968 CAT D 
1968 CAT D 
1972 GM D 
1972 GM D 
1970 CAT D 
1974 CAT D 
1974 CAT D 
1974 CAT D 
1976 CAT D 


Wee 


CYCLE SUPERCHARBGED CYLINDERS 

CYCLE SURALIMENTE CYLINDRES 

4 NO 8 

a No 8 

4 YES 12 

4 YES 12 

4 YES 12 

4 YES 12 

4 YES 12 

4 YES 12 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 

4 YES 12 

2 YES 20 

4 YES 16 

4 YES 16 

4 YES 16 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 

4 YES 6 

4 YES 6 

4 YES 6 

2 NO 16 

2 NO 16 

2 NO 16 

2 YES 20 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 

2 YES 20 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 

4 YES 6 

4 YES 6 

4 YES 8 

4 YES 8 

4 YES 12 

4 YES Zz 

4 YES 12 

2 YES 20 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 
4 NO 6 

2 NO 16 

4 YES 8 

4 YES 12 

4 YES 12 

4 YES 10 

4 YES 10 

2 YES 20 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 

4 YES 6 

4 YES 6 

2 NO 12 

2 NO 12 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 

4 YES 8 

4 YES 6 

4 YES 6 

4 NO 6 

4 YES 8 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 


RPM 


T/MN 


900 


450 
450 
514 
514 
1200 
1200 
1200 
900 


1200 
720 
1200 
1200 
1200 
720 
720 
900 


1800 
1800 
1800 
1800 


1800 
1200 
1800 

900 
1200 


CAPACITY 


CAPACITE 


NONNHN 


tO 2a 


KW 


186 
119 
361 
298 
593) 
593 
593 
541 


679 
6 86 
the) 
175 
175 


645 
642 
645 
074 
074 
074 
685 


686 


645 
645 
052 
052 
593 
679 
560 
685 


131 
074 
418 
593 
593 
193 
193 
686 


175 
175 
336 
336 


234 
234 
185 
109 
418 


COMBUSTION INTERNE 


MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 

KW 
1951 EE 460 150 
1954  COEL 2300 100 
1958  COEL 2400 350 
1959 EE 480 280 
1966 KATO 2400 500 
1966 KATO 2400 500 
1966 KATO 2400 500 
1975 KATO 2400 500 

2 880 
1969 KATO 2400 600 
1974 GM 2400 2 500 
1978 BBC 2400 2 108 
1978 BBC 2400 2 108 
1978 BBC 2400 2 108 

9 424 
1951 CGE 2400 600 
1956 GE 2400 600 
1957 CGE 2400 600 
1964 GM 2400 1 000 
1967 GM 4160 1 000 
1967 GM 4160 1 000 
1977 GM 2400 2 500 

7 300 
1976 EM 2400 2 500 

2 500 
1952 GE 2400 600 
1952 GE 2400 600 
1954 EE 2400 1 000 
1965 GE 2400 1 000 
1966  COEL 2400 500 
1968 KATO 2400 600 
1969 KATO 2400 600 
1974 GM 2400 2 500 

7 400 
1954 CGE 2400 125 
1964 GM 2400 1 000 
1964  COEL 2400 350 
1965 KATO 2400 500 
1965 COEL 2400 500 
1966 WEST 2400 1 136 
1968 FM 2400 1 136 
1975 GM 2400 2 500 

7 247 
1968 KATO 4160 150 
1968 KATO 4160 150 
1972 KATO 2400 250 
1972 KATO 2400 250 

800 

1970 TA 440 200 
1974  COEL 480 200 
1974 CAT 480 150 
1974 AMC 440 100 
1976  CLBR 2400 350 

1 000 


INTERNAL COMBUSTION 


PRIME MOVERS 


MOTEURS PRIMAIRES 


114 = 


YEAR AND 
MANUFACTURER TYPE CYCLE SU PERCHARGED 
ANNEE ET LYPE CYCLE SURALIMENTE 
FABRICANTS 
ZEBALLOS 1966 CAT D 4 YES 
1967 CAT D 4 YES 
LATITUDE 49 59 19722 GM D 2 NO 
LONGITUDE 126 54 TS GM D 2 NO 
PRINCIPAL FUEL - PLANT ON STANDBY COMBUSTIBLE PRINCIPAL 
CANADIAN FOREST PRODUCTS LTD 
ENGLEWOOD LOGGING DIV 1969 CAT D 4 NO 
1973 FT D 4 YES 
LATITUDE 50 32 1975 Gu D 2 YES 
LONGITUDE 126 52 1976 CAT D 4 YES 
1976 CAT D 4 YES 
1977 CAT D 4 YES 
1978 CAT D 4 YES 
1980 CAT D 4 YES 
1981 CAT D 4 YES 
1981 CAT D 4 YES 
PRINCIPAL FUEL ~ DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL 
NORTHERN CANADA POWER COMM 
FIELD 19:59 MDE D 4 NO 
1959 MDE D 4 NO 
LATITUDE 51 24 1960 MDE D 4 NO 
LONGITUDE Uil6e 29) 1969 LB D 4 YES 
PRINCIPAL FUEL ~- DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL 
PLACER DEVELOPMENT LTD 
ENDAKO MINES 1964 MDE D 4 YES 
1964 GM D 2 YES 
LATITUDE 54 05 
LONGITUDE a25102 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL 
TECK CORPORATION LTD 
BEAVERDELL 1964 CAT D 4 YES 
1974 CAT D 4 YES 
LATITUDE 49 26 
LONGITUDE 419505 
PRINCIPAL FUEL - PLANT ON STANDBY COMBUSTIBLE PRINCIPAL 
WESFROB MINES LTD 
TASU 1967 MBD D 4 YES 
1967 MBD D 4 YES 
LATITUDE 52 46 1967 MBD D 4 YES 
LONGITUDE 132 00 1967 MBD D 4 YES 
1977 CAT D 4 YES 
1977 CAT D 4 YES 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


CYLINDERS RPM CAPACITY 
CYLINDRES T/MN CAPACITE 
KW 
12 1200 593 
12 1200 593 
12 1800 336 
12 1800 336 
- CENTRALE DE SOUTIEN 
6 1800 224 
12 1200 559 
12 1800 504 
6 1800 224 
4 1800 75 
6 1800 224 
6 1800 261 
6 1200 325 
6 1200 325 
12 1800 496 
- DIESEL 
5 600 169 
5 600 169 
3 600 115 
8 600 358 
- DIESEL 
12 900 i298 
16 720 1 074 
- DIESEL 
12 1200 3.95 
12 1200 634 


- CENTRALE DE SOUTIEN 


12 450 2 
12 450 z 
12 450 2 
12 450 2 
16 1200 
16 1200 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 


462 
462 
462 
462 
832 
832 


COMBUSTION INTERNE 


MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER 
ANNEE ET 
FABRICANTS 
1966 KATO 
1967 KATO 
TZ KATO 
1972 KATO 
1969 KATO 
1973 KATO 
1975 CANR 
1976 KATO 
1976 KATO 
W977; WORT 
1978 KATO 
1980 KATO 
1981 KATO 
1981 MARA 
1959 TE 
1959 TE 
1960 CGE 
1969 TA 
1964 BREL 
1964 ELLI 
1964 EM 
1974 KATO 
1967 CGE 
1967 CGE 
1967 CGE 
1967 CGE 
1977 BBC 
LR) BBC 


VOLTS 


VOLTS 


2400 
2400 
2400 
2400 


2400 
2400 
2400 
2400 


4160 
4160 


480 
4100 


4160 
4160 
4160 
4160 
4160 
4160 


CAP 


CAP 


NMNH 


ACITY 


ACITE 


KW 


500 
600 
250 
250 


1 600 


77 596 


250 
600 
500 
250 

50 
250 
290 
300 
300 
460 


3250 


3 250 


156 
156 
100 
250 


662 


662 


250 
000 


2 250 


22250 


300 
500 


800 


800 


210 
210 
210 
210 
800 
800 


10 440 


10 440 


INTERNAL COMBUSTION 


PRIME MOVERS 


MOTEURS PRIMAIRES 


YEAR AND 


MANUFACTURER 


ANNEE ET 
FABRICANTS 


WEST KOOTENAY POWER & LIGHT CO LTD 


MOBILE UNIT 1963 
LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


WESTMIN RESOURCES LTD 
CAMPBELL RIVER 1970 
1970 
1971 
1972 
1977 
1980 
1980 
1980 


LATITUDE 
LONGITUDE 


49 35 
125 36 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


NORTHERN CANADA POWER COMM 


DAWSON CITY ora 
1971 
LATITUDE 64 03 ASTS 
LONGITUDE 139° 25 1981 
1981 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
FARO 1970 
LATITUDE 60 38 
LONGITUDE 13225 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
JCHNSONS CROSSING aS75 
1975 
LATITUDE 60 29 
LONGITUDE 133 18 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
MAYO 1975 
1979 
LATITUDE 63731 
LONGITUDE 135 50 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
WHITEHORSE 1968 
1968 
LATITUDE 60 40 1970 
LONGITUDE 135 00 1975 
1975 
1977 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


GM 


CAT 
CAT 
cAT 
CAT 
CAT 


MDE 


DELC 
DELC 


CAT 
CUEN 


ib @ 24 


TYPE 


n 


= Ba oo} =) (=) 


ela Nejhol\s) 


ooo ouUYy 


Up ieiee 


CYCLE SU PERCHARGED 
CYCLE SU RALIMENTE 
2 YES 


CYLINDERS 


CYLINDRES 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 


FEENEFSENN 
K 
[es] 
n 


COMBUSTIBLE 


See 
Ke 
ws 
an 


COMBUSTIBLE 


4 YES 


COMBUSTIBLE 


YES 
YES 


IS) 


COMBUSTIBLE 


YES 
YES 


ce 


COMBUSTIBLE 


NONNS LS 
K 
By 
n 


PRINCIPAL 


BRITISH COLUMBIA - TOTAL - 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


- DIESEL 


DIESEL 


16 


- DIESEL 


- DIESEL 


- DIESEL 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 


RPM 


T/MN 


1600 


720 
720 
1200 
1200 
720 
1200 
1200 
1200 


514 


1200 
1800 


1200 
1800 


514 
514 
514 
900 
900 
900 


CAPACITY 


CAPACITE 


COLOMBIE-BRITANNIQUE 


NONONHUMS 


KW 


194 


746 
746 
970 
970 
746 
970 
970 
970 


593 
593 
962 
298 
593 


356 


7 


962 
343 


088 
356 
356 
499 
499 
499 


COMBUSTION INTERNE 


MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1963 CGE 460 200 
200 
200 
1970 GE 4160 750 
1970 GE 4160 750 
1971 KATO 4160 800 
US KATO 4160 800 
1977 WEST 4160 750 
1980 KATO 4160 800 
1980 KATO 4160 800 
1980 KATO 4160 800 
6 250 
6 250 
122933 
1971 KATO 4160 500 
Ue KATO 4160 500 
1975 TA 4160 720 
1981 TA 4160 300 
1981 TA 4160 500 
2 520 
1970 BREL 6900 57150 
5 150 
VOUS) TA 600 17 
UWS TA 600 30 
47 
1975 TA 4160 800 
1979 BBC 4160 350 
1 150 
1968 BREL 6900 3 920 
1968 BREL 6900 515.0 
1970 BREL 6900 5 150 
1975 EM 4160 2 500 
1975 EM 4160 2 500 
1977 EM 4160 2 500 
21 720 


30 587 


INTERNAL COMBUSTION 


PRIME MOVERS 


MOTEURS PRIMAIRES 


YEAR AND 
MANUFACTURER 
ANNEE ET 
FABRICANTS 
YUKON ELECTRICAL CO LTD 
BEAVER CREEK 1967 CAT 
1969 CAT 
LATITUDE 62522 1970 CAT 
LONGITUDE 140 52 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


CARMACKS 1968 
LATITUDE 62 06 
LONGITUDE 136 19 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


DESTRUCTION BAY 1962 
1966 

LATITUDE 61 15 173 

LONGITUDE 138 48 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


HAINES JUNCTION 1958 
1963 

LATITUDE 60 45 

LONGITUDE 137 30 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


OLD CROW 1970 

1973 
LATITUDE 67 35 1974 
LONGITUDE 19250 1981 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


PELLY RIVER CROSSING 1963 

1967 
LATITUDE 62 50 1973 
LONGITUDE 136 34 1970 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


ROSS RIVER 1973 
LATITUDE 62 00 
LONGITUDE US: P37 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


STEWART CROSSING 1958 
1965 

LATITUDE 6319 1970 

LONGITUDE 139 26 


PRINCIPAL FUEL ~ DIESEL 


SWIFT RIVER 1967 
1970 

LATITUDE 60 00 1976 

LONGITUDE 131 15 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


TESLIN 1967 
1972 

LATITUDE 60 10 1973 

LONGITUDE 132 44 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


CAT 


CAT 
CAT 
CAT 


VENG 
CAT 


CAT 
CAT 
CAT 
CAT 


CAT 
CAT 
CAT 
CAT 


CAT 


UIW 
CAT 
CAT 


CAT 
CAT 
CAT 


CAT 
CAT 
CAT 


TYPE 


TYPE 


oo —) 


ouoNv 


ouvuvsd 


vouvos 


uvouU vbUoUD 


uv0No 


YES 
YES 
YES 


fee 


COMBUSTIBLE 


4 YES 


COMBUSTIBLE 


YES 
YES 
YES 


fee 


COMBUSTIBLE 


4 NO 
4 YES 


COMBUSTIBLE 


Fees 
— 
w 
n 


COMBUSTIBLE 


YES 
YES 
YES 
YES 


eree 


COMBUSTIBLE 


4 YES 


COMBUSTIBLE 


NO 
YES 
YES 


fee 


COMBUSTIBLE 


NO 
YES 
YES 


or ar 


COMBUSTIBLE 


YES 
YES 
YES 


fee 


COMBUSTIBLE 


116 - 


SU PERCHARGED 


SURALIMENTE 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


CYLINDERS 


CYLINDRES 


- DIESEL 


12 


~ DIESEL 


OAD 


- DIESEL 


- DIESEL 


OannaD 


- DIESEL 


DADA 


= DIESEL 


- DIESEL 


arn 


- DIESEL 


feo 


DIESEL 


= DIESEL 


T/MN 


1200 
1200 
1800 


1200 


1200 
1200 
1200 


600 
1200 


1200 
1800 
1800 
1800 


1200 
1200 
1800 
1800 


1800 


1200 
1800 
1800 


1200 
1800 
1800 


1200 
1800 
1800 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


394 
246 
238 


360 


183 
250 
321 


119 
183 


204 
144 
190 
172 


183 
183 
172s} 
238 


360 


119 
75 
112 


246 
559 
360 


COMBUSTION INTERNE 
MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1967 COEL 2400 350 
1969 NOPO 2400 250 
1970 TA 2300 200 
800 
1968 COEL 2400 350 
350 
1962 EM 2400 150 
1966 TA 2400 250 
17D. GE 2400 300 
700 
1958 COEL 2400 100 
1963 TA 2400 150 
250 
1970 EM 2400 200 
1973 KATO 2400 150 
1974 KATO 2400 150 
1981 KATO 2400 225 
UAE 
1963 TA 2400 150 
1967 TA 2300 150 
1973 TA 2400 100 
1970 COEL 2400 200 
600 
WEIS) KATO 2400 350 
350 
1958 COEL 2400 100 
1965 CAT 2400 60 
1970 TA 2400 100 
260 
1967 COEL 2400 100 
1970 COEL 2400 60 
1976 COEL 2400 85 
245 
1967 TA 2400 250 
1972 KATO 2400 500 
1973 KATO 2400 350 


1 100 


INTERNAL COMBUSTION 


WATSON LAKE 
LATITUDE 60 07 
LONGITUDE 128 48 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


NORTHWEST TERRITORIES - TERRITOIRES DU 


PRIME MOVERS 


MOTEURS PRIMAIRES 


YEAR AND 
MANUFACTURER 
ANNEE ET 
FABRICANTS 
1967 CAT 
1970 CAT 
1974 CAT 
1974 CAT 
1976 caT 
1978 CAT 


TYPE CYCLE SUPERCHARGED CYLINDERS 
TYPE CYCLE SURALIMENTE CYLINDRES 
D 4 YES 12 
D 4 YES 12 
D 4 YES 6 
D 4 YES 16 
D 4 YES 4 
D 4 YES 16 


ALBERTA POWER LTD 


DORY POINT 
LATITUDE 61 16 
LONGITUDE iy 32 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


FORT PROVIDENCE 
LATITUDE 61 21 
LONGITUDE 117 39 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


HAY RIVER 
LATITUDE 60 51 
LONGITUDE 115 44 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


CANADA TUNGSTEN MINING C 
TUNGSTEN 

LATITUDE 63 00 
LONGITUDE 127 00 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


COMINCO LTD 
ARSENIC PLANT 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


1961 CAT 
1968 CAT 
1974 CAT 
1959 PAXM 
1973 CAT 
1973 CAT 
1959 CB 
1962 CB 
1966 CAT 
1970 CAT 
1972 WAUM 
1974 CAT 
1974 CAT 
1974 CAT 
1974 CAT 
1978 WAUM 
ORP LTD 
1962 CAT 
1962 CAT 
1962 CAT 
1971 CAT 
1973 CAT 
1974 CAT 
1974 CAT 
1975 Cat 
1979 HSBI 
1979 HSBI 
1982 CAT 
1981 DD 


NORD-OUEST 
D 4 
D 4 
D 4 
D 4 
D 4 
D 4 
D 4 
s 4 
D 4 
D 4 
D 4 
D 4 
D 4 
D 4 
D 4 
D 4 


(ooo Koco i= il= l= i= i=) 
Serer ererere 


=F tii 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 


YUKON, TOTAL 

YES 4 

YES 8 

YES 4 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL ~- DIESEL 

NO 16 

YES 12 

YES 12 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 

YES 8 

YES 8 

YES Ne 

YES 6 

YES 12 

YES 16 

YES 16 

YES 16 

YES 16 

YES 16 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 


YES 12 
YES i 
YES 12 
YES 12 
YES 16 
YES 12 
YES 12 
YES 12 
YES 6 
YES 6 
YES 12 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 


YES 8 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 


RPM 


T/MN 


1200 
1200 
1200 
1200 
1200 
1200 


1800 
1200 
1800 


1200 
1200 
1200 


750 

450 
1200 
1200 
1200 
1200 
1200 
1200 
1200 
1200 


1200 
1200 
1200 
1200 
1200 
1200 
1200 
1200 

600 

600 
1800 


1800 


CAPACITY 


CAPACITE 


nb ech meh (ood end) ad 


KW 


604 
604 
399 
082 
832 
832 


52 
242 
By 


548 
561 
500 


671 
701 
1729) 
530 
308 
082 
082 
082 
082 
082 


496 
496 
496 
559 
832 
559 
559 
559 
238 
238 
832 


153 


COMBUSTION 


MAIN GENERATORS 


INTERNE 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER 
ANNEE ET 
FABRICANTS 
1967 TA 
1970 TA 
1974 TA 
1974 TA 
1976 BBC 
1978 BBC 
1961 CAT 
1968 GE 
1974 CAT 
1959 HOUC 
1973 TA 
1973 TA 
19/59 EE 
1962 EE 
1966 TA 
1970 EM 
1974 TA 
1972 KATO 
1974 TA 
1974 TA 
1975 GM 
1978 KATO 
1962 EM 
1962 EM 
1962 EM 
1971 EM 
1973 TA 
1974 CGE 
1974 CGE 
Sis: TA 
wees) BREL 
1979 BREL 
1982 MARA 
1981 BBC 


VOLTS 


VOLTS 


2400 
2400 
2400 
2400 
2400 
2400 


240 
2400 
220 


2400 
2400 
2400 


4160 
4160 
2400 
2400 
4160 
4160 
4160 
2400 
4160 
4160 


600 
600 
600 
600 
4160 
600 
600 
600 
4160 
4160 
4160 


600 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 
600 
600 
300 
800 
800 
800 


3 900 


9 280 


39 867 


40 
225 
40 


305 


350 
500 
500 


1 350 


500 


150 
880 


115 


INTERNAL COMBUSTION 


PRIME MOVERS 


MOTEURS PRIMAIRES 


YEAR AND 
MANUFACTURER 
ANNEE ET 
FABRICANTS 

C~1 POWERHOUSE 1980 DD 
1980 DD 

LATITUDE 1980 DD 

LONGITUDE 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL 

ROBERTSON SHAFT 1975 CAT 

LATITUDE 62 40 

LONGITUDE 114 15 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL 

ECHO BAY MINES LTD 

LUPIN MINE 1982 CAT 
1982 CAT 

LATITUDE 65 46 1982 CAT 

LONGITUDE Ate 1982 CAT 
1982 DD 
1982 DD 
1982 CUEN 
1982 CAT 
1982 GM 
1982 RH 
1982 RH 
1982 RH 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


NORTHERN CANADA POWER COMM 


AKLAVIK 1975 
1976 
LATITUDE 68 14 1981 
LONGITUDE 135 02 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
ARCTIC RED RIVER 1974 
1974 
LATITUDE 66 00 1980 
LONGITUDE 134 30 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
ARTIC BAY 1974 
1975 
LATITUDE 73 01 1975 
LONGITUDE 85 07 1980 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
BAKER LAKE 1968 
1969 
LATITUDE 64 15 1973 
LONGITUDE 95 45 19°75 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
BROUGHTON ISLAND Woe 
19:73 
LATITUDE 66 10 1978 
LONGITUDE 56 25 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


CAT 
CAT 
CAT 


CAT 
CAT 


YP E 


TYPE 


Rete 


Oo eS. 6 oe 6: Ore S95 


ooo) 


vbuoNYU 


cous 


le jhm i i=) 


CYCLE 


CYCLE 


NM Nh 
* 
tw 
™m 


4 YES 


COMBUSTIBLE 


YES 
YES 
YES 
YES 
YES 
YES 
YES 
YES 
YES 
YES 
YES 
YES 


FHEENFENNFSL LE 


COMBUSTIBLE 


YES 
YES 
YES 


eee 


COMBUSTIBLE 


LO ar 
=z 
fo} 


COMBUSTIBLE 


YES 
YES 
YES 
YES 


fee 


COMBUSTIBLE 


NO 

YES 
YES 
YES 


frre 


COMBUSTIBLE 


YES 
YES 
YES 


eee 


COMBUSTIBLE 


itce 


SU PERCHARGED 


SURALIMENTE 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


CYLINDERS 


CYLINDRES 


- DIESEL 


12 


- DIESEL 


- DIESEL 


- DIESEL 


ean 


- DIESEL 


DANDA 


- DIESEL 


6 
8 
12 
12 


- DIESEL 


DAD 


- DIESEL 


1800 


1200 
1200 
1200 


1200 
1800 
1800 


1800 
1800 
1800 
1200 


600 
900 
1200 
1200 


1200 
1200 
1200 


CAPACITY 


CAPACITE 


NNN NM 


KW 


619 
619 
619 


597 


642 
642 
642 
642 
261 
261 
261 
223 
6 86 
222 
222 
222 


716 
298 
716 


100 
100 
60 


186 
224 
149 
298 


215 
746 
716 
962 


100 
100 
298 


COMBUSTION INTERNE 


MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1980 BBC 600 500 
1980 BBC 600 500 
1980 BBC 600 500 
1 500 
WETS) CGE 600 500 
500 
75 Mahe) 
1982 BBC 600 600 
1982 BBC 600 600 
1982 BBC 600 600 
1982 BBC 600 250 
1982 BBC 600 250 
1982 BBC 600 250 
1982 BBC 600 300 
1982 BBC 600 230 
1982 GM 2400 2 500 
1982 LA 4160 1 870 
1982 LA 4160 1 870 
1982 LA 4160 1 870 
mit a 80) 
tt 090 
1975 TA 4160 500 
1976 TA 4160 300 
1981 KATO 4160 500 
1 300 
1974 TA 550 50 
1974 TA 550 150 
1980 TA 550 80 
280 
1974 TA 600 175 
1975 CGE 600 225 
1975 ONAN 600 100 
1980 TA 600 400 
900 
1968 BREL 600 200 
1969 BREL 2400 700 
1973 KATO 4160 500 
1975 KATO 4160 800 
2 200 
1972 KATO 600 150 
1973 KATO 600 150 
1975 BBC 600 300 


600 


INTERNAL COMBUSTION 


CAMBRIDGE BAY 


LATITUDE 
LONGITUDE 


69 07 
105 03 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


CAPE DORSET 


LATITUDE 
LONGITUDE 


64 40 
76 00 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


CHESTERFIELD INLET 


LATITUDE 
LONGITUDE 


63 30 
90 40 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


CLYDE 
LATITUDE 70 30 
LONGITUDE 68 30 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


COPPERMINE 
LATITUDE 67 49 
LONGITUDE 115 06 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


CORAL HARBOUR 


LATITUDE 
LONGITUDE 


64 35 
83 40 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


ESKIMO POINT 


LATITUDE 
LONGITUDE 


60 40 
94 15 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


FORT FRANKLIN 


65 25 
Zou O) 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


FORT GOOD HOPE 


66 20 
128 40 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


FORT LIARD 
LATITUDE 60 10 
LONGITUDE 124 00 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


PRIME MOVERS 


MOTEURS PRIMAIRES 


YEAR AND 
MANUFACTURER TYPE 
ANNEE ET TYPE 
FABRICANTS 

1967 LB D 
1967 LB D 
1972 LB D 
1373 CAT D 
1974 CAT D 
1973 CAT D 
ASS CAT D 
1980 CAT D 
1968 CAT D 
1968 CAT D 
A972 CAT D 
1973 CAT D 
1978 CAT D 
1981 CAT D 
1967 LIST D 
1967 LIST D 
1967 LIST D 
1972 LB D 
1976 CAT D 
1973 CAT D 
1974 CAT D 
1974 Cat D 
1974 CAT D 
1976 CAT D 
1972 CaT D 
1973 CAT D 
19575 CAT D 
1980 CAT D 
1971 CUEN D 
1971 CUEN D 
1972 CAT D 
SYA) CAT D 
1969 DORM D 
1971 CAT D 
1974 CAT D 
19975 CUEN D 
1975 CUEN D 
1982 CAT D 


aoe 


CYCLE SUPERCHARGED CYLINDERS 
CYCLE SURALIMENTE CYLINDRES 
a YES 8 

4 YES 8 

4 YES 8 

4 YES 16 

4 YES 16 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 

4 NO 8 

4 YES 12 

4 YES 12 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 

4 YES 


£ 
K 
Ln] 
n 


COMBUSTIBLE 


YES 
YES 
YES 


a ar 


COMBUSTIBLE 


FEee freee FEELS 
el asl = 
ty w& O° 
ize) n 


See 
=z 
fo} 


COMBUSTIBLE 


YES 
YES 
YES 


er a 


COMBUSTIBLE 


ooo 


PRINCIPAL - DIESEL 


foo ony 


PRINCIPAL - DIESEL 


PRINCIPAL - DIESEL 


NADA OO 


PRINCIPAL - DIESEL 


PRINCIPAL - DIESEL 


ODOnan 


PRINCIPAL - DIESEL 


aan 


PRINCIPAL - DIESEL 


Had 


PRINCIPAL - DIESEL 


RPM 


T/MN 


600 
600 
600 
1200 
1200 


1200 
1200 
1200 


1200 
1200 
1200 


600 
600 
600 
600 
1200 


1200 
900 
900 
900 

1200 


1200 
1200 
1200 
1200 


1800 
1200 
1200 
1200 


1200 
1200 
1800 


1800 
1800 
1800 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


358 
358 
500 
700 
700 


298 
716 
716 


195 
195 
325 


a2 
298 
716 


269 
269 
269 
373 
716 


298 
250 
250 
250 
201 


298 
298 
716 
716 


126 
336 
325 
325 


201 
325 
179 


213 
149 
194 


COMBUSTION INTERNE 
MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1967 TA 4180 350 
1972 TA 4160 S75 
1972 BREL 4160 560 
1973 CGE 4160 720 
1973 CGE 4160 720 
2125 
1973 KATO 4160 300 
1975 TA 4160 600 
1980 BBC 4160 500 
1 400 
1968 CGE 575 150 
1968 CGE 600 200 
1972 KATO 600 300 
650 
1973 CGE 600 300 
1976 CGE 600 500 
1976 BBC 600 300 
1 100 
1967 GE 4160 200 
1967 GE 4160 200 
1967 GE 4160 200 
1972 TA 4160 375 
1976 TA 4160 600 
Urs) 
1973 CGE 4160 300 
1974 KATO 4160 200 
1974 KATO 4160 250 
1974 KATO 4160 250 
1974 KATO 4160 250 
15250 
1972 KATO 4160 300 
1973 KATO 4160 300 
1975 TA 4160 600 
1980 BBC 4160 600 
1 800 
wo ONAN 600 100 
1971 TA 600 200 
MOZ KATO 600 300 
use) KATO 600 300 
900 
1969 TA 4160 150 
1971 KATO 4160 300 
1974 CGE 2400 300 
750 
(Os TA 600 150 
1975 ONAN 600 125 
1982 TA 600 aZ5 
450 


INTERNAL COMBUSTION 


FORT MCPHERSON 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL 


FORT NORMAN 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL 


FORT RESOLUTION 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL 


FORT SIMPSON 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL 


FORT SMITH 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL 


FROBISHER 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL 


GJOA HAVEN 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL 


GRISE FIORD 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL 


HALL BEACH 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL 


HOLMAN ISLAND 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL 


PRIME MOVERS 


MOTEURS PRIMAIRES 


YEAR AND 
MANUFACTURER 
ANNEE ET 
FABRICANTS 
1967 LB 
1967 LB 

67 26 1974 CAT 

134 53 


FUEL - DIESEL 


1972 CUEN 
1977 GM 
65 00 1979 CUEN 
125 00 
FUEL - DIESEL 
1960 MDE 
1968 LB 
61 11 1976 CUEN 
113 41 
FUEL - DIESEL 
1962 RH 
1973 RH 
61 52 1975 RH 
121 20 AS75: MLW 
FUEL - DIESEL 
1975 MLW 
1977 MLW 
60 00 
Aap 53 
FUEL - DIESEL 
BAY 1964 MDE 
1969 MDE 
63 44 1970 MDE 
68 28 1976 GM 
FUEL - DIESEL 
a9i7a CAT 
1976 CAT 
67 50 1279 cat 
96 00 
FUEL - DIESEL 
1975 CUEN 
1976 CUEN 
Sho 1981 CAT 
87 00 
FUEL - DIESEL 
1977 CAT 
1982 CAT 
62 00 1982 CAT 
73 00 
FUEL - DIESEL 
1972 CAT 
1975 CUEN 
70 50 197.9) CAT 
115 00 
FUEL - DIESEL 


TYPE 


DYPE 


uvu”D vuUuD vuYy 


ooo =) 


loo ~) ouD vu"o vbouoy 


oUuND 


420) = 


CYCLE SUPERCHARGED CYLINDERS 

CYCLE SURALIMENTE CYLINDRES 

4 YES 8 

4 YES 8 

4 YES 12 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 

4 NO 12 

2 YES 12 

4 NO 12 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 

4 NO ~) 

4 YES 6 

4 YES 12 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 

4 YES 6 

4 YES 12 

4 YES 12 

4 YES 16 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 

4 YES 16 

4 YES 12 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 

4 YES 6 

4 YES 8 

4 YES 12 

2 YES 20 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 

4 YES 6 

4 YES 6 

4 YES 6 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 

4 YES 6 

4 YES 6 

4 YES 6 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 

4 YES 6 

4 YES 6 

4 YES 6 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 

4 YES 6 

4 YES 6 

4 YES 6 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 


T/MN 


600 
600 
1200 


1800 
1800 
1800 


600 
600 
1800 


514 
720 
900 
900 


900 
900 


400 
514 
514 
900 


1200 
1200 
1200 


1800 
1800 
1800 


1200 
1200 
1200 


1200 
1800 
1800 


CAPACITY 


CAPACITE 


N£NM 


KW 


358 
358 
716 


380 
300 
298 


169 
295 
500 


634 
932 
865 
134 


134 
875 


904 
697 
075 
134 


175 
298 
298 


165 
149 
175 


298 
298 
224 


149 
iiz 
224 


COMBUSTION INTERNE 


MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1974 «=A 4160 375 
1974 TA 4160 375 
1974 KATO 4160 600 
1 350 
1972 TA 600 200 
1977 «TA 600 300 
1979 TA 600 300 
800 
1960 EE 4160 150 
1968 GE 4160 200 
1976 TA 4160 400 
750 
1962 CGE 4160 600 
1973 BREL 4160 1 000 
1975 «TA 4160 1 800 
1975 TA 4160 2 000 
5 400 
1975 «TA 4160 2 000 
1975 BBC 4160 1 500 
3 500 
1964 CGE 4160 1 000 
1969  BREL 4160 2 585 
1970  BREL 4160 3 920 
1976 EM 4160 2 500 
10 005 
1971 CGE 600 150 
1976 «TA 4160 300 
1979 TA 4160 300 
750 
1975 «TA 600 175 
1976 ONAN 600 150 
1981 ONAN 600 200 
525 
1976 BBC 600 300 
1982 BBC 600 300 
1982 BBC 600 200 
800 
1972 KATO 600 150 
1975 TA 600 175 
1979 TA 600 300 


INTERNAL COMBUSTION 


PRIME MOVERS 


MOTEURS PRIMAIRES 
YEAR AND 
MANUFACTURER TYPE 
ANNEE ET TYPE 
FABRICANTS 

IGLOOLIK 1973 CAT D 
1975 CAT D 

LATITUDE 67 00 1976 CAT D 

LONGITUDE 81 00 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL 

INUVIK 1963 MDE D 
1970 MDE D 

LATITUDE 68 21 1973 CAT D 

LONGITUDE 134 43 1975 GM D 
1975 GM D 
1975 MDE D 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL 

JEAN MARIE RIVER 1973 GM D 
199 GM D 

LATITUDE 61 00 

LONGITUDE 120 45 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL 

LAC LA MARTE 1975 GM D 
A979 CAT D 

LATITUDE 63 08 1981 CAT D 

LONGITUDE 117 16 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL 

LAKE HARBOUR 1973 CAT D 
19:75 CUEN D 

LATITUDE 62 00 1978 CAT D 

LONGITUDE 70 00 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL 

NAHANNI BUTTE (973 GM D 
1975S GM D 

LATITUDE 60 45 1975 GM D 

LONGITUDE 124 00 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL 

NORMAN WELLS 1970 CAT D 
1970 CAT D 

LATITUDE 65 20 1972 cAT D 

LONGITUDE 127 02 1980 CUEN D 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL 

PANGNIRTUNG 1972 CAT D 
1973 CAT D 

LATITUDE 65 00 1976 CAT D 

LONGITUDE 66 00 1981 CAT D 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL 

PAULATUK 1970 GM D 
1979 CAT D 

LATITUDE 69 49 1980 CAT D 

LONGITUDE ZS) SIS) 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL 

PELLY BAY 1973 GM D 
1975 GM D 

LATITUDE 66 45 A379) GM D 

LONGITUDE 91 00 1979 CAT D 
1980 CAT D 
1981 CAT D 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


CYCLE 


CYCLE 


= 


YES 
YES 
YES 


f+ 


COMBUSTIBLE 


YES 
YES 
YES 
YES 
YES 
YES 


Snneee 


COMBUSTIBLE 


2 NO 


COMBUSTIBLE 


YES 
YES 
YES 


Fnndv 


COMBUSTIBLE 


YES 
YES 
YES 


eee 


COMBUSTIBLE 


NNN 
=z 
je) 


COMBUSTIBLE 


YES 
YES 
YES 
YES 


eres 


COMBUSTIBLE 


YES 
YES 
YES 
YES 


eres 


COMBUSTIBLE 


YES 
YES 
YES 


NNW 


COMBUSTIBLE 


SEEFNNND 
« 
we 
nu 


COMBUSTIBLE 


121 + 


SU PERCHARGED 


SURALIMENTE 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


CYLINDERS 


CYLINDRES 


ao 


- DIESEL 


- DIESEL 


c— 


- DIESEL 


loony — 


- DIESEL 


Daa 


- DIESEL 


i a 


- DIESEL 


12 
12 
AZ 
12 


- DIESEL 
8 
6 
12 
12 


- DIESEL 


fee 


- DIESEL 


DBNDAOS 


- DIESEL 


RPM 


T/MN 


1200 
1200 
1200 


400 
514 
1200 
900 
900 
450 


1200 
1200 


1800 
1200 
1200 


1200 
1800 
1200 


1800 
1800 
1800 


1200 
1200 
1200 
1800 


1200 
1200 
1200 
1200 


1800 
1800 
1800 


1800 
1800 
1800 
1200 
1200 
1200 


CAPACITY 


CAPACITE 


ND bd 


KW 


298 
298 
649 


074 
356 
962 
134 
134 
080 


40 
30 


67 
63 
149 


209 
172 
298 


26 
107 
107 


559 
679 
679 
597 


298 
354 
716 
716 


63 
149 
149 


82 
250 
194 
298 
224 
298 


MAIN GENERATORS 


COMBUSTION INTERNE 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER 
ANNEE ET 
FABRICANTS 
1973 GE 
1975 TA 
1976 KATO 
1963 CGE 
1970 BREL 
1973 CGE 
1975 EM 
1975 EM 
1975 BREL 
1973 DELC 
U379 DELC 
1975 TA 
1979 TA 
1981 KATO 
1973 CGE 
1975 TA 
1976 BARB 
1973 DELC 
1975 DELC 
1975 DELC 
1970 KATO 
1970 CAC 
1972 CGE 
1980 BBC 
1972 CAC 
1973 TA 
1976 TA 
1981 BBC 
1970 DELC 
1979 KATO 
1980 DELC 
1973 CANR 
1975 TA 
1979 CGE 
1979 BBC 
1980 CGE 
1981 BBC 


VOLTS 


VOLTS 


4160 
4160 
4160 


240 


600 
600 
600 


120 
120 
120 


4160 
4160 
4160 

600 


600 
600 
4160 
4160 


600 
600 
600 


600 
600 
600 
600 
600 
600 


CAPACITY 


CAPACITE 


61 


150 
175 
300 


INTERNAL COMBUSTION 


PRIME MOVERS 


MOTEURS PRIMAIRES 


YEAR AND 


MANUFACTURER 


ANNEE ET 

FABRICANTS 
PINE POINT 1970 MDE 

1978 RH 
LATITUDE 60 13 1978 RH 
LONGITUDE 110 52 1978 RH 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


POND INLET 1975 
1976 

LATITUDE 72 41 1979 

LONGITUDE 78 00 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


RAE LAKES 175 
1975 

LATITUDE 64 10 1981 

LONGITUDE Ttee 20) 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


KANKIN INLET 1973 
1973 
LATITUDE 63 00 1975 
LONGITUDE 92950 1978 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
REPULSE BAY 192 
1973 
LATITUDE 65 50 1976 
LONGITUDE 85 50 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
RESOLUTE BAY 1976 
1976 
LATITUDE 74 42 1976 
LONGITUDE 94 54 1976 
1976 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
SACHS HARBOUR 1972 
LoS 
LATITUDE 72 00 1976 
LONGITUDE 2550.0 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
SNOWDRIFT 1970 
1976 
LATITUDE 62 24 1980 
LONGITUDE 110 24 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
SPENCE BAY 1971 
1973 
LATITUDE 69 30 1975 
LONGITUDE 94 00 1976 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
TUKTOYAKTUK 1971 
1974 
LATITUDE 69 30 1980 
LONGITUDE 133 00 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


CAT 
CAT 
CAT 
CAT 


CAT 
CAT 
CAT 


WAUM 
WAUM 
WAUM 
WAUM 
WAUM 


CAT 
CAT 
CAT 


CAT 
CAT 
CAT 
CAT 


CAT 
CAT 
CAT 


TYPE 


TYPE 


ouoDv ooo ook =) =hlol=il=){s) buUo Sis is} se! vou oUoU vouuys 


vos 


SS oS 
+ 
i>] 
n 


COMBUSTIBLE 


4 YES 
YES 
4 YES 


+ 


COMBUSTIBLE 


YES 
YES 
YES 


MND 


COMBUSTIBLE 


feet 
eK 
wy 
n 


COMBUSTIBLE 


YES 
YES 
NO 


Fee 


COMBUSTIBLE 


(eee Se 
K 
i=} 
n 


COMBUSTIBLE 


YES 
YES 
YES 


eee 


COMBUSTIBLE 


YES 
YES 
YES 


FnNnn 


COMBUSTIBLE 


YES 
YES 
YES 
YES 


Feet 


COMBUSTIBLE 


YES 
YES 
YES 


eee 


COMBUSTIBLE 


L225> 


SU PERCHARGED 


SURALIMENTE 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


CYLINDERS 


RPM 


CYLINDRES T/MN 


- DIESEL 


= DIESEL 


fre 


- DIESEL 


- DIESEL 


lopiie ooo 0} 


~ DIESEL 


- DIESEL 


fo poames) 


- DIESEL 


ore 


- DIESEL 


ANA 


- DIESEL 


- DIESEL 


900 
900 


1200 
1200 
1800 


1200 
1200 
1200 
1200 


1200 
1200 
1200 


1200 
1200 
1200 
1200 
1200 


1800 
1200 
1200 


1800 
1800 
1200 


1200 
1200 
1200 
1200 


1200 
1200 
1200 


CAPACITY 


CAPACITE 


40 


82 


962 
962 
962 
716 


149 
149 
354 


906 
906 
906 
906 
906 


100 
354 
354 


81 
201 
149 


175 
354 
175 
354 


325 
800 
597 


COMBUSTION INTERNE 


MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1970 BREL 4160 5 180 
1978 GEE 4160 2 500 
1978 GEE 4160 2 500 
1978 GEE 4160 2 500 
12 680 
19:75 TA 4160 300 
1976 BBC 600 400 
1979 TA 4160 600 
1 300 
ASITS DELC 1240 40 
1975 DELC 1240 40 
1981 BBC 240 80 
160 
1973 CGE 4160 700 
1973 CGE 4160 700 
1975 CAC 4160 720 
1976 KATO 4160 600 
207020 
ie yy/72 KATO 600 115 
1973 KATO 600 150 
1976 BBC 600 300 
565 
1976 KATO 2400 850 
1976 TA 2400 900 
1976 HEIN 2400 900 
1976 BBC 2400 900 
1976 BBC 2400 900 
4 450 
1972 TA 600 100 
1975 TA 600 300 
1976 TA 600 300 
700 
1970 TA 600 80 
1976 DELC 600 200 
1980 KATO 600 150 
430 
197.4 KATO 600 150 
19773: CGE 4160 300 
1975 KATO 600 150 
1976 KATO 4160 300 
900 
1971 CGE 600 300 
1974 CGE 4160 800 
1980 CGE 4160 600 


1 700 


Se 


INTERNAL COMBUSTION 


PRIME MOVERS 


MOTEURS PRIMAIRES 


YEAR AND 

MANUFACTURER 

ANNEE ET 

FPABRICANTS 
WHALE COVE 1972 CaT 

1976 CUEN 
LATITUDE 62 50 1981 CAT 
LONGITUDE 94 00 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


WRIGLEY 1973 
1975 

LATITUDE 62 10 1975 

LONGITUDE 124 10 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


YELLOWKNIFE 1969 
1973 
LATITUDE 62, 27 1973 
LONGITUDE 114 22 1974 
1974 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


GM 


GM 


TYPE 


TYPE 


vusv ouo0NvU 


cvovuvoys 


= 123 - 


CYCLE SU PERCHARGED 
CYCLE SU RALIMENTE 
4 YES 
4 YES 
4 YES 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


NO 
YES 
YES 


NONE 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


4 YES 
4 YES 
4 YES 
2 YES 
2 YES 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


NORTHWEST 


CANADA, 


CYLINDERS 


CYLINDRES 


an@w 


- DIESEL 


[omen 


- DIESEL 


- DIESEL 


RPM 


T/MN 


1200 
1800 
1200 


1200 
1800 
1800 


514 
1200 
1200 
900 
900 


CAPA 


CAPA 


K 


TERRITORIES - TOTAL - 


TOTAL 


COMBUSTION INTERNE 


MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
Cry MANUFACTURER VOLTS 
CITE ANNEE ET VOLTS 
FABRICANTS 
W 
149 1972 CAT 600 
213 1976 vs 600 
298 1981 TA 600 
86 1973 TA 240 
160 1975 TA 600 
213 1975 TA 600 
356 1969 BREL 4160 
962 1973 TA 4160 
962 1973 TA 4160 
134 1974 EM 4160 
134 1974 EM 4160 


TERRITOIRES DU NORD-OUEST 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 
150 


200 
300 


650 


75 
150 
200 


425 


5150 
800 
800 

2, 500 

2 500 


11 750 


103 227 


138 277 


63s9e9in 


Gas Turbine Turbine a gaz 


GAS TURBINE 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 
MANUFACTURER CYCLE 
ANNEE ET CYCLE 
FABRICANTS 


NEWFOUNDLAND - TERRE-NEUVE 


= 26 


NEWFOUNDLAND & LABRADOR HYDRO 

HARDWOODS 1977 RRAM s 
1977 RRAM s 

LATITUDE 47 32 

LONGITUDE 525i 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL 

HOLY ROOD 1966 RRAM s 

LATITUDE 47 27 

LONGITUDE 53 06 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL 

STEPHENVILLE 1976 RRAM s 
1976 RRAM s 

LATITUDE 48 33 

LONGITUDE 58:35 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL 

NEWFOUNDLAND LIGHT & POWER CO LTD 

GREENHILL 1976 RRAM s 

LATITUDE 47 05 

LONGITUDE 55 46 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL 

MOBILE UNIT 1974 OREN S 

LATITUDE 00 00 

LONGITUDE 00 00 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL 

SALT POND 1968 RRAM Ss 

LATITUDE 47 10 

LONGITUDE BS is! 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


PRINCE EDWARD ISLAND - I 


MARITIME ELECTRIC CO LTD 


LE-DU-PRINCE-EDOUARD 


BORDEN 1971 EE s 
1973 JBE s 

LATITUDE 46 15 

LONGITUDE 63 42 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


INLET PRESSURE 
TEMPERATURE RATIO SHAFTS 
TEMPERATURE RAPPORT ARBRES 
D'ADMISSION DE PRESSION 
c 
1092 14.0/1 1 
1092 14.071 1 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 
1092 10.0/1 1 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 
1092 14.0/1 1 
1092 14.071 st 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 
793 10.071 1 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 
788 5.0/1 1 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 
500 TOA 1 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 


CAPACITY 
CAPACITE 
19.6 3 
KW 
22 025 26 
22 025 26 
12 346 12 
22 025 26 
220029) 26 
28 938 26 
7 407 a 
Uey so) 13 


oc 


KW 


875 


875 


147 


875 
875 


875 


837 


S75 


NEWFOUNDLAND - TOTAL - TERRE-NEUVE 


9257 
760 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - 


DIESEL 


14 321 
24 691 


14 
75) 


512 
370 


TURBI 
MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 

MANUFACTURER VOLTS C 
ANNEE ET VOLTS C 
FABRICANTS 

1977. BREL 13800 
1966 AEI 13800 
1976  BREL 13800 
1975 BREL 13800 
1974 EM 4160 
1968 AEI 13800 
1971 EE 13800 
1973. JBE 13800 


PRINCE EDWARD ISLAND - TOTAL - ILE-DU-PRINCE-EDOUARD 


NE A GAZ 


APACITY 


APACITE 


KW 


54 000 


54 000 


14 150 


14 150 


54 000 


54 000 


1225150 


26 800 


26 800 


dh AEN) 


Cf ZAM) 


14 150 


14 150 


48 240 


170 390 


14 850 
26 000 


40 850 


40 850 


40 850 


) 


’ 


GAS TURBINE 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 
MANUFACTURER CYCLE 
ANNEE ET CYCLE 
FABRICANTS 

NOVA SCOTIA - NOUVELLE-ECOSSE 

NOVA SCOTIA POWER CORP 

BURNSIDE 1976 PWW ) 
1976 PWW s 

LATITUDE 44 41 1976 PWW Ss) 

LONGITUDE 63 35 1976 PWW = 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL 

TUSKET 1971 UlW s 

LATITUDE 43 40 

LONGITUDE 66 00 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL 

VICTORIA JUNCTION ATS PWW Ss 
1976 PWW s 

LATITUDE 46 09 

LONGITUDE 60 11 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL 

NEW BRUNSWICK - NOUVEAU-BRUNSWICK 

NEW BRUNSWICK ELECTRIC POWER COMM 

MONCTON TAL PW Ss 

LATITUDE 46 10 

LONGITUDE 64 50 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL 

QUEBEC 

HYDRO QUEBEC 

CADILLAC 1976 CWES $s 
YOU CWES s 

LATITUDE 48 14 1977 CWES s 

LONGITUDE 78 23 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL 

CITIERE 1979 Pw R 
1979 PW Bz 

LATITUDE 45 24 1979 PW R 

LONGITUDE 73 26 1980 PW R 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


SAY 


INLET PRESSURE 

TEM PERATURE RATIO SHAFTS CAPACITY 

TEMPERATURE RAPPORT ARBRES CAPACITE 

D'ADMISSION DE PRESSION sai fel ce =f) (e 
Cc KW KW 

649 3.0/1 3 34 568 209250 

649 3.0/1 3 34 568 329) 250 

649 3.0/1 3 34 568 32 250 

649 3.0/1 3 34 568 32 250 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 

732 2.0/1 3 27 160 23 650 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 

649 3.0/1 3 34 568 32 250 

649 3.0/1 3 34 568 32 250 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 


NOVA SCOTIA 


638 2.9/1 3 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - 


NEW BRUNSWICK - TOTAL ~ NOUVEAU- BRUNSWICK 


741 1.1/1 2 
741 1.1/1 2 
741 1.1/1 2 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - 
9 1.4/1 2 
C) 1.471 2 
9 1.471 2 
9 13.8/1 2 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - 


- TOTAL - NOUVELLE-ECOSSE 


26 667 21 500 


DIESEL 


52 681 48 375 
52 681 48 375 
52 681 48 375 
DIESEL 
70 202 56 437 
70 202 56 437 
70 202 56 437 
70 202 56 437 
DIESEL 


QUEBEC, TOTAL 


TURBINE A GAZ 


MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1976 BREL 13800 30 000 
1976 BREL 13800 30 000 
1976 BREL 13800 30 000 
1976 BREL 13800 30 000 
120 000 
1971 BREL 13800 25 000 
25 000 
TTS: BREL 13800 30 000 
1976 BREL 13800 30 000 
60 000 
205 000 
205 000 
1971 BREL 13800 233i 
23375 
Zs} SyUls) 
23S US 
1976 BREL 13800 54 000 
1977 BREL 13800 54 000 
1977 BREL 13800 54 000 
162 000 
1979 BBC 13800 50 220 
1979 BBC 13800 50 220 
1979 BBC 13800 50 220 
1980 BBC 13800 50 220 
200 880 
362 880 
362 880 


GAS TURBINE 


ONTARIO 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 


MANUFACTURER 


ANNEE ET 
FABRICANTS 


DOW CHEMICAL OF CANADA LTD 


SARNIA 
LATITUDE 42 58 
LONGITUDE 82 23 


1972 GE 
19.72 GE 
1DT? BBC 


PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 


ONTARIO HYDRO 


A W MANBY 

LATITUDE 43 38 
LONGITUDE S32 
PRINCIPAL FUEL - PLANT 
BRUCE "A" 

LATITUDE 44 25 
LONGITUDE 81 33 
PRINCIPAL FUEL - LIGHT 
BRUCE HEAVY WATER 
LATITUDE 44 25 
LONGITUDE 81 33 
PRINCIPAL FUEL - LIGHT 
DETWEILER 

LATITUDE 43 43 
LONGITUDE 80 33 
PRINCIPAL FUEL - PLANT 
J CLARK KEITH 

LATITUDE 42 17 
LONGITUDE 83 06 
PRINCIPAL FUEL ~ PLANT 
LAKEVIEW 

LATITUDE 43 34 
LONGITUDE WEP SS) 
PRINCIPAL FUEL - LIGHT 
LAMBTON 

LATITUDE 42 48 
LONGITUDE 82 26 
PRINCIPAL FUEL - LIGHT 
LENNOX 

LATITUDE 44 11 
LONGITUDE 76 47 


PRINCIPAL FUEL - PLANT 


1966 CWES 
1966 CWES 
1966 CWES 
1966 CWES 
MOTHBALLED 
1974 GEE 
1974 GEE 
1975 GEE 
1976 GEE 
FUEL OIL 
AST, GEE 
aS GEE 
OT GEE 
FUEL OIL 
1967 CWES 
1967 CWES 
1968 CWES 
1968 CWES 
MOTHBALLED 
1967 OREN 
MOTHBALLED 
1967 OREN 
1967 OREN 
1967 OREN 
FUEL OIL 
1967 OREN 
1968 OREN 
1968 OREN 
FUEL OIL 
1976 SOCE 
1976 SOCE 
MOTHBALLED 


CYCLE 


CYCLE 


NuUnAnN 


ANN an NNNN NNN NnNnNN NnNnMN 


Ann 


ann 


- 128 - 


INLET PRESSURE 

TEMPERATURE RATIO 

TEMPERATURE RAPPORT 

D'ADMISSION DE PRESSION 
Cc 

982 9.8/1 

982 SYetey/ i 

1002 11.071 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


816 6.9/1 
816 6.9/1 
816 6.9/1 
816 6.9/1 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


593 10.3/1 
593 10.371 
5913 10.3/1 
593 10.3/1 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


593 UOssy/i 
Bh} 10.371 
593 NOS sy7( 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


788 6.9/1 
788 6.9/1 
788 6.9/1 
788 6.9/1 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


610 Sory/l} 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


610 BEY Al 
610 5.5/1 
610 Zaey/ll 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


610 SALA 
610 5.5/1 
610 Sey/Al| 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


920 9.2/1 
920 9.2/1 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


SHAFTS CAPACITY 
ARBRES CAPACITE 
= jks) (2 30 
KW K 
1 69 827 55 
1 69 827 55 
1 80 123 68 


a = = 


NNN NH 


thw hd 


ao oo 


NNhM NBNN 


— = 


GAZ NATUREL 


2) 2AB® 15 
IS) (ADs) 15 
ZO 15 
1,95 259 15 


CENTRALE DE RESERVE 


14 025 11 
14 025 11 
14 025 11 
14 025 11 


MAZOUT LEGER 


aes 14 
Sinialt 14 
Ss tat 14 


MAZOUT LEGER 


198259 15 
US) Aae) 15 
19 259 15 
1S) AM 15 


CENTRALE DE RESERVE 


7 358 5 


CENTRALE DE RESERVE 


1 358 
T2358 
7 358 


ann 


MAZOUT LEGER 


7 358 
7 358 
7 358 


nun 


MAZOUT LEGER 


By Pas) 2 
3) 259 2 


CENTRALE DE RESERVE 


[es 


W 


255 
255 
362 


St9) 
319 
319 
319 


825 
825 
825 
825 


082 
082 
082 


319 
319 
319 
319 


751 


751 
751 
751 


751 
751 
751 


741 
741 


TURBINE A GAZ 


MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 

KW 
1972 GE 14400 54 400 
1972 GE 14400 54 400 
STIG EM 14400 72 250 

181 050 

181 050 
1966 CWES 13800 16 320 
1966 CWES 13800 16 320 
1966 CWES 13800 16 320 
1966 CWES 13800 16 320 

65 280 
1974 EE 13800 12 160 
1974 EE 13800 12 160 
1975 EE 13800 12 160 
1976 EE 13800 12 160 

48 640 
1977 EE 13800 11 000 
UST) EE 13800 11 000 
UST. EE 13800 11 000 

33 000 
1967 CWES 13800 16 320 
1967 CWES 13800 16 320 
1968 CWES 13800 16 320 
1968 CWES 13800 16 320 

65 280 
1967 BREL 2400 7 500 

7 500 

1967 BREL 4160 7 500 
1967 BREL 4160 7 500 
1967 BREL 4160 7 500 

22 500 
1967 BREL 4160 7 500 
1968 BREL 4160 7 500 
1968 BREL 4160 7 500 

22 500 
1976 EM 4160 2 500 
1976 EM 4160 2 500 

5 000 


GAS TURBINE 


NANTICOKE 
LATITUDE 43 34 
LONGITUDE TSESs3 


PRINCIPAL FUEL - LIGHT 


PICKERING A 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - LIGHT 


PICKERING B 


43 50 
79933 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - LIGHT 


RICHARD L HEARN 


LATITUDE 
LONGITUDE 


8323/9 
79 20 


PRINCIPAL FUEL - LIGHT 


SARNIA-SCOTT 


42 56 
82 26 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - PLANT 


THUNDER BAY 


LATITUDE 
LONGITUDE 


48 22 
she) 3 


PRINCIPAL FUEL - LIGHT 


MANITOBA 


MANITOBA HYDRO 


SELKIRK 
LATITUDE 50 09 
LONGITUDE S652 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 
MANUFACTURER CYCLE 
ANNEE ET CYCLE 
FABRICANTS 

1971 OREN SS 
Sia OREN s 
1971 OREN s 
FUEL OIL 

1970 OREN s 
1970 OREN S 
1970 OREN s 
1972 OREN Ss 
1972 OREN BS) 
1973 OREN s 
FUEL OIL 

1982 OREN s 
1982 OREN Ss 
1982 OREN s 
1982 SOCE s 
1982 SOCE S 
FUEL OIL 

1967 OREN Ss 
1967 OREN s 
1967 OREN $ 
FUEL OIL 

1966 CGE iS) 
1966 CGE S 
1966 CWES Ss 
1966 CWES S 
MOTHBALLED 

1968 AEI s 
1968 AEIL BS) 
FUEL OIL 

1967 PW ss) 
1968 PW S 


PRINCIPAL FUEL - AVIATION TURBO FUEL 


INLET 

TEMPERATURE 
TEMPERATURE 
D* ADMISSION 


c 


610 
610 
610 


COMBUSTIBLE 


610 
610 
610 
610 
610 
610 


COMBUSTIBLE 


610 
610 
610 
610 
610 


COMBUSTIBLE 


610 


610 
610 


COMBUSTIBLE 


761 
761 
788 
788 


COMBUSTIBLE 


629 
629 


COMBUSTIBLE 


STA 
STA 


=) 1129%~ 


PRESSURE 
RATIO SHAFTS CAPACITY 
RAPPORT ARBRES CAPACITE 
DE PRESSION =18 iC 30 C 
KW KW 
5.5/1 2 7 358 Sala 
5.5/1 72 Why) 5 751 
5.5/1 2 7 358 5 751 
PRINCIPAL - MAZOUT LEGER 
5.0/1 2 7 407 5375 
5.0/1 2 7 407 By Bi) 
5.0/1 2 7407 S3t5 
5.0/1 2 7 407 ay hfs) 
5.0/1 2 7 407 ey S/S) 
5.0/1 2 7 407 By SAS 
PRINCIPAL - MAZOUT LEGER 
5.0/1 2 7 407 By 5/5) 
5.0/1 2 7 407 5) 375 
5.0/1 2 7 407 Sy S/S) 
9.2/1 1 3) Cay) 2 741 
9.2/1 1 37259 2 741 
PRINCIPAL - MAZOUT LEGER 
5.5/1 2 7 358 D> aon 
DOSY Al 2 7 358 5 751 
5.5/1 7 7 358 5) 754 
PRINCIPAL ~- MAZOUT LEGER 
6.0/1 1 14 123 ues Ws 
6.0/1 1 14 123 U3 tS 
6.9/1 1 199259) 15 318 
6.9/1 1 US) 2S) 15 318 
PRINCIPAL - CENTRALE DE RESERVE 
10.0/1 2 14 439 tit 825 
10.0/1 2 14 439 At 825 
PRINCIPAL - MAZOUT LEGER 
ONTARIO, TOTAL 
2-4/1 2 12 109 10212 
2.471 2 12,109 10 212 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - CARBUREACTEUR 


MANITOBA, TOTAL 


TURBINE A GAZ 


MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS 
ANNEE ET VOLTS 
FABRICANTS 

Agoda BREL 4160 
1971 BREL 4160 
tS7s BREL 4160 
1970 BREL 4160 
1970 BREL 4160 
1970 BREL 4160 
1972 BREL 4160 
19:72 BREL 4160 
1973 BREL 4160 
1982 BREL 4160 
1982 BREL 4160 
1982 BREL 4160 
1982 BBC 4160 
1982 BBC 4160 
1967 BREL 4160 
1967 BREL 4160 
1967 BREL 4160 
1966 CGE 13800 
1966 CGE 13800 
1966 CWES 13800 
1966 CWES 13800 
1968 AEI 4160 
1968 AEI 4160 
1967 BBC 4160 
1968 BBC 4160 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


7 500 
7 500 
7 500 


22 500 


500 
500 
500 
500 
500 
500 


NANNY 


45 000 


500 
500 
500 
500 
500 


LS 


27 500 


72500 
7 500 
7 500 


22 500 


15 000 
15 000 
16 320 
16 320 
62 640 


14 150 
14 150 


28 300 


478 140 


659 190 


11 900 
11 900 


23 800 


23 800 


23 800 


GAS TURBINE 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 
MANUFACTURER CYCLE 
ANNEE ET CYCLE 
FABRICANTS 
SASKATCHEWAN 
SASKATCHEWAN POWER CORP 
LANDIS 1975 TURB s 
LATITUDE 52713 
LONGITUDE 108 24 
PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 
SUCCESS 1967 PW s 
1967 PW s 
LATITUDE 50 26 1968 PW S 
LONGITUDE HOKE “U7 
PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 
ALBERTA 
A EC POWER LTD 
MILDRED LAKE 1977 CGE s 
ST, CGE s 
LATITUDE 57 02 
LONGITUDE 111 36 
PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 
ALBERTA POWER LTD 
FORT MCMURRAY 1975 ALSN iS) 
LATITUDE 56 44 
LONGITUDE AGNES 38} 
PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 
JASPER 1975 ALSN Ss 
LATITUDE 5293 
LONGITUDE 118 05 
PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 
RAINBOW 1968 CWES Ss 
1970 BBC S) 
LATITUDE 58 30 
LONGITUDE a9 3.0 
PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 
SIMONETTE 1966 BBC S) 
LATITUDE 54 27 
LONGITUDE 118 17 
PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 
STURGEON 1958 BBC $ 
1961 BBC Ss 
LATITUDE 55 04 
LONGITUDE igs alias 
PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 


INLET 
TEMPERATURE 


TEMPERATURE 
D'* ADMISSION 


c 


985 


COMBUSTIBLE 


621 
621 
621 


15 
15, 


COMBUSTIBLE 


954 


COMBUSTIBLE 


954 


COMBUSTIBLE 


we 
791 


COMBUSTIBLE 


W322 


COMBUSTIBLE 


629 
629 


— 30s 


PRESSURE 
RATIO SHAFTS CAPACITY 
RAPPORT ARBRES CAPACITE 
DE PRESSION = 167°C 30 C 
KW KW 
10.0/1 1 70 728 60 200 
PRINCIPAL - GAZ NATUREL 
2.771 2 14 815 10 212 
2.7/1 2 14 815 10 212 
2.7/1 2 14 815 10 212 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 
SASKATCHEWAN, TOTAL 
11.0/1 1 27 654 22 145 
11.0/1 1 27 654 22 145 
PRINCIPAL - GAZ NATUREL 
9.0/1 1 3 388 2 784 
PRINCIPAL - GAZ NATUREL 
9.0/1 1 3 388 2 784 
PRINCIPAL - GAZ NATUREL 
6.0/1 1 27 654 7X TIS 
7.8/1 1 38 716 25 262 
PRINCIPAL - GAZ NATUREL 
6.0/1 1 U9 753 ey hj) 
PRINCIPAL - GAZ NATUREL 
4.7/1 1 9 876 ty SYS 
4.7/1 1 8 395 6 450 
PRINCIPAL - GAZ NATUREL 


COMBUSTIBLE 


TURBINE A GAZ 


MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1975 EM 13800 68 400 
68 400 
1967 SGE 13800 11 840 
1967 SGE 13800 11 840 
1968 SGE 13800 11 840 
35 520 
103 920 
103 920 
1977 CGE 13800 28 000 
US)e/t/ CGE 13800 28 000 
56 000 
56 000 
1975 IE 4160 3 300 
3 300 
1975 IE 4160 3 300 
3 300 
1968 CWES 13800 27 500 
1970 BBC 14400 46 400 
73 900 
1966 BBC 14400 18 800 
18 800 
1958 BBC 14400 10 000 
1961 BBC 4160 7 500 
17 500 


116 800 


GAS TURBINE 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 
MANUFACTURER 
ANNEE ET 
FABRICANTS 
DOW CHEMICAL CANADA INC 
POWER PLANT 1979 GE 
1979 GE 
LATITUDE 53 43 
LONGITUDE 113 13 


PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 


EDMONTON POWER 


ROSSDALE 1958 
1959 

LATITUDE 53:35 

LONGITUDE 113 28 


PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 


MEDICINE HAT CITY OF 


MEDICINE HAT 1975 
1979 

LATITUDE 50 03 1379 

LONGITUDE 110 40 


PRINCIPAL FUEL —- NATURAL GAS 


SHERRITT-GORDON MINES LTD 


FORT SASKATCHEWAN 1981 
LATITUDE 53 43 
LONGITUDE WS} 48) 


PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 


BRITISH COLUMBIA ~ COLOMBIE-BRITANNIQUE 


BBC 
BBC 


WEST 
WEST 
WEST 


SOCE 


BRITISH COLUMBIA HYDRO & POWER AUTH 


FORT NELSON 1966 
1975 

LATITUDE 58 48 

LONGITUDE 122 43 


PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 


GEORGIA 1958 
1958 
LATITUDE 48 55 1959 
LONGITUDE 123 43 1959 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
GOLDEN 1967 
LATITUDE St 8 
LONGITUDE 116 58 


OREN 
DD 


CGE 
CGE 
CGE 
CGE 


OREN 


PRINCIPAL FUEL - LIGHT FUEL OIL 


CYCLE 


CYCLE 


nn 


aan 


nv 


an 


NnNnMN 


a 


INLET 

TEMPERATURE 
TEMPERATURE 
D'ADMISSION 


eS te 


PRESSURE 
RATIO 


RAPPORT 


DE PRESSION 


10.0/1 
10.0/1 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


621 
621 


16.0/1 
16.0/1 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


788 
17 
17 


6.9/1 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


649 


10.0/1 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 


760 
971 


COMBUSTIBLE 


938 
938 
938 
938 


COMBUSTIBLE 


760 


ALBERTA, 


3.4/1 
8.5/1 


PRINCIPAL 


8.0/1 
8.0/1 
8.0/1 
8.0/1 


PRINCIPAL 


3.4/1 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - MAZOUT LEGER 


SHAFTS CAPACITY 
ARBRES CAPACITE 
=3, 1C 30 
KW K 
1 75 061 64 
1 75 061 64 
- GAZ NATUREL 
2 29 629 21 
2 29 629 21 
- GAZ NATUREL 
1 19 259 16 
42 469 29 
42 469 29 
- GAZ NATUREL 
1 2) AB) 2 
TOTAL 
2 6 420 5 
1 3 160 2 
- GAZ NATUREL 
1 23 467 17 
1 23 467 17 
1 22 293 16 
1 727) PAS} 16 
- DIESEL 
2 7 407 5 


Cc 


W 


500 
500 


500 
500 


050 
025 
025 


902 


375 
795 


737 
737 
340 
340 


375 


TURBINE A GAZ 


MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER 
ANNEE ET 
FABRICANTS 
1979 GE 
1979 GE 
1958 BBC 
1959 BBC 
1975 WEST 
1979 WEST 
1979 WEST 
1981 IE 
1966 GE 
1975 EM 
1958 CGE 
1958 CGE 
1959 CGE 
1959 CGE 
1967 BREL 


VOLTS 


VOLTS 


14400 
14400 


13800 
13800 


13800 
13800 
13800 


4160 


12500 
2400 


13800 
13800 
13800 
13800 


12500 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


99 500 
99 500 


199 000 


199 000 


30 000 
30 000 


60 000 


60 000 


19 500 


35 000 
35 000 


89 500 


89 500 


2 800 


2 800 


2 800 


524 100 


5 000 
3 000 


8 000 


19 750 
19 750 
18 000 
18 000 


75 500 


5 000 


5 000 


= 1182 


GAS TURBINE TURBINE A GAZ 
MAIN TURBINES MAIN GENERATORS 
TURBINES PRINCIPALES GENERATEURS PRINCIPAUX f 
YEAR AND INLET PRESSURE YEAR AND 
MANUFACTURER CYCLE TEMPERATURE RATIO SHAFTS CAPACITY MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET CYCLE TEMPERATURE RAPPORT ARBRES CAPACITE ANNEE ET - VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS D' ADMISSION DE PRESSION ifs} 30 C FABRICANTS 
Cc KW KW KW 
KEOGH 1974 CWES s 954 8.0/1 3 40 000 35 475 1973 BREL 13800 40 500 
1978 CWES s 1088 10.0/1 3 sya 49 450 1978 BREL 13800 59 200 
LATITUDE 50 43 
LONGITUDE 2729: 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 99 700 
PORT MANN 19159 BBC s 649 15.0/1 2 28 247 PPP 23 fs) 1959 BBC 13800 25 000 
1959 BBC Ss 649 15.0/1 2 28 247 Capes Mt fs) 1959 BBC 13800 25 000 
LATITUDE 49 18 1959 BBC Ss 649 15.071 2 28 247 22 575 1959 BBC 13800 25 000 
LONGITUDE 122 49 1959 BBC s 649 15.0/1 2 28 247 7s I: 1959 BBC 13800 25 000 
PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 100 000 
PRINCE RUPERT 1973 PW s 1038 29/0 S Si) Ue 28 111 11973) BREL 13800 23 000 
19575: PW Ss 1038 2.9/1 3 sis) ites 28 111 1975 BREL 13800 23 000 
LATITUDE 54 19 
LONGITUDE isha” 1S) 
PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 46 000 
REVELSTOKE 1967 OREN Ss 760 3.4/1 2 7 407 By B)7/s) 1967 BREL 4160 5 000 
LATITUDE SORSS 
LONGITUDE 118 12 
PRINCIPAL FUEL - LIGHT FUEL OIL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - MAZOUT LEGER 5 000 
339 200 
BRITISH COLUMBIA - TOTAL - COLOMBIE-BRITANNIQUE 339 200 


CANADA, TOTAL 2 452 705 ) 


SELECTED PUBLICATIONS 


Reports published by the Manufacturing 
and Primary Industries Division dealing with 
plectric Power. 


Catalogue 
Annual 


57-202 Electric Power Statistics, Volume 
II - Annual Statistics, Bil. 


57-205 Electricity Bills for Domestic, 
Commercial and Small Power Service, 
Ble 


57-204 Electric Power Statistics, Volume I - 
Annual Electric Power Survey of 
Capability and Load, Bil. 


57-206 Electric Power Statistics, Volume 
III - Inventory of Prime Mover and 
Electric Generating Equipment as of 
December 31, Bil. 


Monthly 


57-001 Electric Power Statistics, Bil. 


Bil. - Bilingual 


In addition to the selected publications 
listed above, Statistics Canada publishes a 
wide range of statistical reports on Cana- 
dian economic and social affairs. A com- 
prehensive catalogue of all current publi- 
cations is available free on request from 
Statistics Canada, Ottawa (Canada), K1A OT6. 


PUBLICATIONS CONNEXES 


Publications de la Division des industries 
manufacturiéres et primaires traitant de 1'éner- 
gie électrique. 


Catalogue 
Annuelle 


57-202 Statistique de l'énergie électrique, vo- 
lume II - Statistique annuelles, Bil. 


57-203 Factures d'électricité des services do- 


mestique, commercial et 4 la petite in- 
dustrie, Bil. 


57-204 Statistique de l'énergie électrique, vo- 
lume I - Enquéte annuelle sur la puis- 
sance maximale et sur la charge des ré- 
seaux, Bil. 


57-206 Statistique de l'énergie électrique, vo- 
lume III - Inventaire des moteurs pri- 
maires et des générateurs électriques au 
31 décembre, Bil. 


Mensuelle 


57-001 Statistique de l'énergie électrique, Bil. 


Bil. — Bilingue 


Outre les publications ci-dessus énumérées, 
Statistique Canada publie une grande variété de 
rapports statistiques sur le Canada tant dans le 
domaine économique que social. On peut se procu- 
rer gratuitement un catalogue complet des publi- 
cations courantes & Statistique Canada, Ottawa 
(Canada), KiA O16. 


ivi 


Canada 


MEE VOLiONnse LIDMANRY MALARIAL 


Catalogue 57-206 Annuel 


Governmena 


Catalogue 57-206 Annual 


) | Electric 
power 
Statistics 


Volume IIl 


1983 


Statistique 
de l’energie 
électrique 
Volume Ill 


1983 


Publications 
7 


. aie Statistics Canada Statistique Canada 


Data in Many Forms... 


Statistics Canada disseminates data in a variety of 
forms. In addition to publications, both standard and 
special tabulations are offered on computer print- 
outs, microfiche and microfilm, and magnetic tapes. 
Maps and other geographic reference materials are 
available for some types of data. Direct access to 
aggregated information is possible through CANSIM, 
Statistics Canada's machine-readable data base and 
retrieval system. 


How to Obtain More Information 


Inquiries about this publication and related statis- 
tics or services should be directed to: 


Energy Section, 
Manufacturing and Primary Industries Division, 


Statistics Canada, Ottawa, K1A OV6 (Telephone: 
990-9823) or to the Statistics Canada reference centre 
in: 


St. John's (772-4073) Sturgeon Falls (753-4888) 


Halifax (426-5331) Winnipeg (949-4020) 
Montréal (283-5725) Regina (359-5405) 
Ottawa (990-8116) Edmonton (420-3027) 
Toronto (966-6586) Vancouver (666-3691) 


Toll-free access is provided in all provinces and 
territories, for users who reside outside the local 
dialing area of any of the regional reference centres. 


Newfoundland and Labrador Zenith O-7037 
Nova Scotia, New Brunswick 


and Prince Edward Island 1-800-565-7192 


Quebec 1-800-361-2831 
Ontario 1-800-268-1151 
Manitoba 1-800-282-8006 
Saskatchewan 1(112)800-667-3524 


Alberta 1-800-222-6400 


British Columbia (South 
and Central) 112-800-663-1551 
Yukon and Northern B.C. 
(area served by 
NorthwesTel Inc.) Zenith 0-8913 
Northwest Territories 

(area served by 


NorthwesTel Inc.) Zenith 2-2015 


How to Order Publications 


This and other Statistics Canada publications may be 
purchased from local authorized agents and other 
community bookstores, through the local Statistics 
Canada offices, or by mail order to Publication Sales 
and Services, Statistics Canada, Ottawa, K1A OT6. 


Des données sous plusieurs formes... 


Statistique Canada diffuse les données sous formes diverses. 
Outre les publications, des totalisations habituelles et spé- 
ciales sont offertes sur imprimés d'ordinateur, sur microfi- 
ches et microfilms et sur bandes magnétiques. Des cartes et 
d'autres documents de référence géographiques sont disponibles 
pour certaines sortes de données. L'accés direct & des données 
agrégées est possible par le truchement de CANSIM, la base de 
données ordinolingue et le systéme d'extraction de Statistique 
Canada. 


Comment obtenir d'autres renseignements 


Toutes demandes de renseignements au sujet de cette publica- 
tion ou de statistiques et services connexes doivent 6étre 
adressées a: 


Section de l'énergie, 
Division des industries manufacturiéres et primaires, 


Statistique Canada, Ottawa, K1A OV6 (téléphone: 990-9823) ou 
au centre de consultation de Statistique Canada a: 


St. John's (772-4073) Sturgeon Falls (753-4888) 


Halifax (426-5331) Winnipeg (949-4020) 
Montréal (283-5725) Regina (359-5405) 
Ottawa (990-8116) Edmonton (420-3027) 
Toronto (966-6586) Vancouver (666-3691) 


Un service d'appel interurbain sans frais est offert, dans 
toutes les provinces et dans les territoires, aux utilisateurs 
qui habitent a l'extérieur des zones de communication locale 
des centres régionaux de consultation. 
Terre-Neuve et Labrador Zénith O-7037 
Nouvelle-Ecosse, Nouveau-Brunswick 


et fle-du-Prince-fdouard 1-800-565-7192 


Québec 1-800-361-2831 
Ontario 1-800-268-1151 
Manitoba 1-800-282-8006 
Saskatchewan 1(112) 800-667-3524 
Alberta 1-800-222-6400 


Colombie-Britannique (sud 
et centrale) 112-800-663-1551 
Yukon et nord de la C.-B. 
(territoire desservi par la 
NorthwesTel Inc.) Zénith 0-8913 
Territoires du Nord-Ouest 

(territoire desservi par la 


NorthwesTel Inc.) Zénith 2-2015 


Comment commander les publications 


On peut se procurer cette publication et les autres 
publications de Statistique Canada auprés des agents autorisés 
et des autres librairies locales, par l'entremise des bureaux 
locaux de Statistique Canada, ou en écrivant a la Section des 
ventes et de la distribution des publications, Statistique 
Canada, Ottawa, K1A OT6. 
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INTRODUCTION 


The survey for this publication was 
conducted by Statistics Canada with the co- 
operation of the Canadian Electrical Asso- 
Ciation and various federal government 
departments. It endeavours to provide a 
detailed listing of prime movers and gener- 
ating equipment installed as of December 31, 
1983. Survey coverage is limited to those 
utilities and companies which have at least 
one plant with a total generating capacity 
of over 500 kW and is exclusive of auxiliary 
equipment installed only ffor generating 
station service. 


Plants operated by each utility or com- 
pany are listed alphabetically while the 
components therein (e.g., prime mover, 
generators, etc.) are listed in their 
chronological sequence. Thus any line of 
data read across the page may not relate to 
a single operating entity. This is particu- 
larly true of the section on steam equip- 
ment. 


Between the two World Wars, three edi- 
tions of a "Directory of Central Electric 
Stations" were produced by the Dominion 
Water Power and Reclamation Service of the 
Department of the Interior in collaboration 
with the Dominion Bureau of Statistics. In 
this directory, both the equipment and the 
service provided by electric.utilities and 
companies which sold part of their genera- 
tion were described in considerable detail 
but no information was provided on indus- 
trial plants which produced electric energy 
solely for own use. Also, no information 
was obtain from plants located in what is 
now the province of Newfoundland. The last 
of these directories was published in 1928, 
although a supplement was issued in 1936. 


In 1937, the Dominion Bureau of Statis- 
tics produced a mimeographed list of "Power 
Plants of Large Central Electric Stations". 
This list grouped hydro and thermal plants 
by province and company showing their total 
horsepower capacity and precise geographic 
location. 


Previous reports’ titled Inventory’ of 
Prime Mover and Electric Generating Equip- 
ment were published for 1958, 1961, 1966 and 
1969. Beginning with the 1971 edition, this 
report is published on an annual basis. 


L'enquéte qui a servi A cette publication a 
été effectuée par Statistique Canada avec la 
collaboration de _  1'Association canadienne de 
l'électricité et divers ministéres fédéraux. On 
s'applique @& fournir une liste détaillée des 
moteurs primaires et des générateurs électriques 
installés au 31 décembre 1983. La couverture de 
l'enquéte se limite aux services d'utilité et aux 
sociétés ayant au moins une centrale dont la 
puissance génératrice totale dépasse 500 kW et ne 
comprend pas le matériel auxiliaire installé 
exclusivement au profit des centrales généra- 
trices. 


Les centrales exploitées par les divers servi- 
ces d'utilité et les diverses sociétés figurent 
dans l'ordre alphabétique, alors que leurs com- 
posantes (moteurs primaires, générateurs, etc.) 
figurent en ordre chronologique. Conséquemment, 
les statistiques tirées d'une ligne dans une page 
de cette publication ne sont pas nécessairement 
relié & la méme unité de production. Ceci vaut 
particuliérement pour la section sur 1'équipement 
des centrales thermique & vapeur. 


Entre les deux guerres mondiales, trois édi- 
tions d'un "Répertoire des centrales électriques" 
ont été publiées par le service fédéral responsa- 
ble de l'énergie hydro-électrique au ministére de 
l'Intérieur, en collaboration avec le Bureau 
fédéral de la statistique. Ce répertoire décri- 
vait d'une maniére trés détaillée le matériel des 
services d'utilité et des compagnies qui ven- 
daient une partie de l|'énergie qu'elles produi- 
saient, de méme que les services assurés par 
ces entreprises. Cependant il ne comportait 
aucun renseignement au sujet des centrales 
industrielles qui produisaient de 1'électricité 
pour leur usage exclusif. Aucun renseignement ne 
parvenait de ce qui est devenu la province de 
Terre-Neuve. le dernier de ces répertoires a 
paru en 1928, bien qu'un supplément a été publié 
en. 1936. 


En 1937, le Bureau fédéral de la statistique a 
établi une liste polycopiée qui énumérait les 
"usines productrices des grandes centrales élec- 
triques™. Cette liste groupait les centrales 
hydro-électriques et thermiques par province et 
par société, et indiquait leur capacité totale de 
production en cheval vapeur ainsi que leur empla- 
cement exact. 


Auparavant, sous le titre Inventory of Prime. 
Mover and Electric Generating Equipment des 
publications hors série ont paru en 1958, 1961, 
1966 et 1969. Commengant avec 1'édition de 1971, 
ce rapport est publié & chaque année. 
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REVIEW OF SURVEY RESULTS 


Total installed generating capacity in 
Canada as of December 31, 1983 was 
89 527 305 kW, an increase of 4.6% over the 


REVUE DES RESULTATS DE L'ENQUETE 


En date du 31 décembre 1983, la puissance 
génératrice installée au Canada_ totalisait 
89 527 305 kW, soit 4.6% de plus que les 


85 546 982 kW 


recorded a 


year 


Changes Involving Generating Capacity were as Follows 


earlier. 


85 546 982 kW enregistrés un an auparavant. 


Les changements concernant la capacité des générateurs était comme suit 


Hydro 


Newfoundland - Terre- 
Neuve 


Nova Scotia - Nouvelle- 
Ecosse 


New Brunswick - Nouveau- 
Brunswick 


Québec 


Ontario 


British Columbia - Colombie- 
Britannique 


Yukon 


Northwest Territories - 
Territoires du Nord-Ouest 


Steam - Vapeur 


Nova Scotia - Nouvelle- 
Ecosse 


New Brunswick - Nouveau- 
Brunswick 


Québec 


NEWFOUNDLAND LIGHT & POWER CO. 
LTD. 


NOVA SCOTIA POWER CORP. 


EDMUNDSTON CORP. OF 
NEW BRUNSWICK ELECTRIC POWER 
COMM. 


CIE DE PAPIER ROLLAND LTEE 
E.B. EDDY FOREST PRODUCTS LIN. 


QUEBEC HYDRO 


BRACEBRIDGE HYDRO 


BRITISH COLUMBIA HYDRO & POWER 
AUTH. 


NORTHERN CANADA POWER COMM. 


NORTHERN CANADA POWER COMM. 


NOVA SCOTIA POWER CORP. 


FRASER INC. 


HYDRO QUEBEC 


Lawn 
Lookout 
Morris 


Topsail 


Fourth Lake 
Gisborne 


Sandy Lake 


Green River 


Milltown 


Mont Rolland 
Chaudiére Falls 
Beauharnois 
Chats Falls 
LEGS 

Paugan 
Shawinigan #3 


Trenche 


Wilson Falls 


Shawat lans 


White Horse Rapids 


Snare Forks 


Lingan 
Lower Water Street 


Tufts Cove 


Atholville 


Gentilly 2 


kW 
Capacity change - Changement de capacité +408 
Capacity change - Chanqement de capacité -130 
New plant - Nouvelle centrale +1 091 
Capacity change - Changement de capacité +1 080 
New plant - Nouvelle centrale +3 900 
New plant - Nouvelle centrale +3 500 
Correction -800 
Correction +100 
Capacity change - Changement de capacité +300 
Plant closed - Centrale fermée -160 
Capacity change - Changement de capacité +500 
Capacity change - Chanaement de capacité -120 000 
Capacity change - Changement de capacité -6 700 
Capacity change - Changement de capacité +1 344 000 
Capacity change - Changement de capacité +6 875 
Capacity change - Changement de capacité +7 300 
Capacity change - Changement de capacité +2 300 
Capacity change - Changement de capacité -40 
Plant closed - Centrale fermée -1 320 
Capacity change - Changement de capacité +23 600 
Correction +1 600 
TOTAL +1 266 504 
kW 
Capacity change - Changement de capacité +158 600 
Correct ion +165 000 
Correct ion +5 000 
Capacity change - Changement de capacité +16 200 
New plant - Nouvelle centrale +685 000 


Changes Involving Generating Capacity were as Follows - Continued 


Les changements concernant la capacité des générateurs était comme suit - suite 


Steam - Concluded - Vapeur - fin 


Ontario BOISE CASCADE CANADA LTD. 


ONTARIO HYDRO 


POLYSAR 
Manitoba MANITOBA FORESTRY RESOURCES LTD. 
Saskatchewan SASKATCHEWAN POWER CORP. 
Alberta THE CANADIAN SALT CO. LTD. 


TRANSALTA UTILITIES CORP. 


British Columbia - Colombie- CROWN ZELLERBACH 
Britannique 
MACMILLAN BLOEDEL LTD. 


Northwest Territories - NORTHERN CANADA POWER COMM. 


Territoires du Nord-OQuest 


Internal combustion - Combustion interne 


Newfoundland - Terre-Neuve NEWFOUNDLAND & LABRADOR HYDRO 


NEWFOUNDLAND LIGHT & POWER CO. 
LTD. 


Prince Edward Island - Ile- SUMMERSIDE, TOWN OF 
du-Pr ince-Edouard 


Québec HYDRO QUEBEC 


SOCIETE D'ENERGIE DE LA BAIE 
JAMES 


SOCIETE ASBESTOS LTEE 


Manitoba MANITOBA HYDRO 


HUDSON BAY MINING & SMELTING 


Saskatchewan ELDORADO NUCLEAR LTD. 
HUDSON BAY MINING & SMELTING 


NORTH SASK. ELECTRIC LTD. 


Fort Frances 
Pickering "B" 


Sarnia 


The Pas 


Poplar River 


Lindbergh 


Keephills 


New Westminister 


Chemainus 


Inuvik 


Davis Inlet 
Main Brook 
Roddickton 
St. Lunaire 
Williams Harbour 


Greenspoon 


Summerside 


Tle-aux-Grues 
Johan-Beetz 
Kangiqsujuag 
Natashquan 

Port Menier 
Salluit 

Baie James - LG 3 
Baie James - LG 4 
Asbestos Hill 


Deception Bay 


Bloodvein 
Jackhead 
Shamattawa 


Spruce Point Mine 


Eldorado 


Creighton Powerhouse 


Dillon 

Hall Lake 
Michelle Village 
Missinipe 


Patuanak 


Plant closed - Centrale fermée 
New plant - Nouvelle centrale 


Capacity change - Changement de capacité 


Correction 


Capacity change - Changement de capacité 


Capacity change - Changement de capacité 


New plant - Nouvelle centrale 


Plant closed - Centrale fermée 


Plant closed - Centrale fermée 


Plant closed - Centrale fermée 


TOTAL 


Capacity change - Changement de capacité 
Capacity change - Changement de capacité 
Capacity change - Changement de capacité 
Plant closed - Centrale fermée 

Capacity change - Changement de capacité 


Plant closed - Centrale fermée 


Capacity change - Changement de capacité 


Capacity change - Changement de capacité 
Correction 

Capacity change - Changement de capacité 
Correction 

New plant - Nouvelle centrale 

Capacity change - Changement de capacité 
Plant closed - Centrale fermée 

Plant closed - Centrale fermée 

Plant closed - Centrale fermée 


Plant closed - Centrale fermée 


Plant closed - Centrale fermée 
Plant closed - Centrale fermée 
Capacity change - Changement de capacité 


Capacity change - Changement de capacité 


Plant closed - Centrale fermée 
Plant closed - Centrale fermée 
Plant closed - Centrale fermée 
New plant - Nouvelle centrale 
Plant closed - Centrale fermée 
Plant closed - Centrale fermée 


Plant closed - Centrale fermée 


kW 


-3 000 


+540 000 


+28 750 


-1 200 


+297 800 


-376 


+806 400 


-6 000 


-750 


-600 


+2 690 824 


kW 


+4 245 


-450 


+605 


-250 


+2 100 


+2 400 


+150 


-15 245 


-9 600 


-6 250 


-1 460 


-525 


-475 


+175 


+330 


-9 000 


~-930 


-750 


+100 


-125 


-175 


-650 


Changes Involving Generating Capacity were as Follows - Concluded 


Les changements concernant la capacité des générateurs était comme suit - fin 


Internal combustion - Concluded - Combustion interne - fin 


Alberta 


British Columbia - Colombie- 


Britannique 


Yukon 


Northwest Territories - 
Territoires du Nord-Quest 


Gas turbine - Turbine a gaz 


Ontario 


ALBERTA POWER LTD. 


ALCAN SMELTERS & CHEMICALS LTD. 


BRITISH COLUMBIA HYDRO & POWER 
AUTH. 


CANADIAN FOREST PRODUCTS LTD. 


WESFROB MINES LTD. 


WESTMIN RESOURCES LTD. 


YUKON ELECTRIC CO. LTD. 


CANADA TUNGSTEN MINING CORP. LTD. 


ECHO BAY MINES LTD. 


NORTHERN CANADA POWER COMM. 


NORTHLANDS UTILITIES (NWT) LTD. 


ONTARIO HYDRO 


Flat Top Mountain 


Foggy Mountain 
Fort Chipewyan 
Garden Creek 
Janvier 

Peace Point 
Steen River 


Steen River Town 


Kitimat 
Atlin 
Bamfield 
Bella Coola 
Fort Nelson 
Lytton 
Englewood 
Tasu 


Campbell River 


Teslin 


Watson Lake 


Tungsten 
Lupin Mine 
Arctic Bay 
Fort Good Hope 
Fort Norman 
Fort Smith 
Inuv ik 

Lac La Marte 
Lake Harbour 
Pond Inlet 
Tuktoyaktuk 


Dory Point 


a tt 


Bruce B 


New plant - Nouvelle centrale 
New plant - Nouvelle centrale 
Capacity change - Changement de 
New plant - Nouvelle centrale 
Plant closed - Centrale fermée 
New plant - Nouvelle centrale 
Capacity change - Changement de 


New plant - Nouvelle centrale 


Plant closed - Centrale fermée 

Capacity change - Changement de 
Capacity change - Changement de 
Capacity change - Changement de 
Capacity change - Changement de 
Capacity change - Changement de 
Capacity change - Changement de 
Plant closed - Centrale fermée 


Capacity change - Changement de 


Capacity change - Changement de 


Capacity change - Changement de 


Capacity change - Changement de 
Capacity change - Changement de 
Capacity change - Changement de 
Capacity change - Changement de 
Capacity change - Changement de 
Capacity change - Changement de 
Capacity change - Changement de 
Capacity change - Changement de 
Capacity change - Changement de 
Capacity change - Changement de 
Capacity change - Changement de 


Capacity change - Changement de 


TOTAL 


New plant - Nouvelle centrale 


TOTAL 


capacité 


capacité 


capacité 
capacité 
capacité 
capacité 
capacité 


capacité 


capacité 


capacité 


capacité 


capacité 
capacité 
capacité 
capacité 
capacité 
capacité 
capacité 
capacité 
capacité 
capacité 
capacité 


capacité 


kW 


+20 


+20 


-300 


+250 


-250 


+80 


-10 


+70 400 


+70 400 


10 


The following plants, although included as part of generating capacity, are either in "Reserve Shutdown" (the removal of 
unit(s) from service for economy or similar reasons) or "Qut-of-service" (unit(s) not operational subject to major repairs). 
In both cases, they are usually unavailable for longer than one year. 


Les centrales suivantes, méme si elles sont incorporées dans le total de la capacité de production, constituent soit des 
centrales fermée pour des raisons d'économie ou d'autres raisons mais qui sont conservées a titre de réserve, soit des cen- 
trales hors d'usage qui ne sont pas opérationnelles & cause de réparations majeures. Dans les deux cas, ces centrales ne 
peuvent 6tre utilisées pour au moins un an. 


-_———— = = a nn 


kW 
NOVA SCOTIA POWER Lower Water Street (Steam) 165 000 
ATOMIC ENERGY OF CANADA LTD. Gentilly 1 (Steam) 266 400 
ONTARIO HYDRO A.W. Manby (Gas turbine) 65 280 
Detweiler (Gas turbine) 65 280 
J. Clark Keith (Gas turbine) 7 500 
Lennox (Steam) 2 295 000 
Lennox (Gas turbine) 5 000 
Richard L. Hearn (Gas turbine) 22 500 
Sarnia Scott (Gas turbine) 62 640 
SASKATCHEWAN POWER CORP. A.L. Cole (Steam) 105 000 


TOTAL 3 059 600 


a re ee re ee a ee re ee, 


HEADING EXPLANATIONS AND NOTES 


All Equipment 


Plant name. Where the plant has no official 
name, a name (usually the same as its loca- 
tion) has been assigned. 


Latitude and longitude. In degrees and mi- 
nutes. 


Year. Year of installation. 


Manufacturer. See codes. 


Hydro 


Water supply. Name of lake, creek, river or 
reservoir. 


Operating head. Given in metres, the ave- 
rage annual maximum, minimum and normal. 


Average annual flow. Expressed in cubic 
metres per second. 


Runner. See codes. 
RPM. Revolutions per minute. 
Head. Design head given in metres. 


Turbine capacity. Given in kilowatt. 


Steam 

Steam. Steam conditions expressed in kilo- 
pascal and degrees Celsius: steam production 
expressed in megagram per hour. 


Type. See codes. 


Throttle. Throttle conditions in kilopascal 
and degrees Celsius. 


RPM. Revolutions per minute. 

Capacity. Maximum continuous kilowatt 
rating. 

Internal Combustion 

Type. See codes. 


RPM. Revolutions per minute. 


Gas Turbine 
Cycle. See codes. 
Shafts. Number of shafts. 


Capacity. Kilowatt capacity at ambient tem- 
peratures of -18° and 30° Celsius. 


EXPLICATION DES TITRES ET DES NOTES 


Tout genre 


Nom de la centrale. Lorsque la centrale n'a pas 
de nom officiel, on lui a affecté un nom (le plus 
souvent, celui de l'emplacement). 


Latitude et longitude. En degrés et minutes. 


Année. Année d'installation. 


Fabricants. Voir codes. 


Hydro 


Source hydraulique. Nom du ruisseau, du fleuve, 
de la riviére ou du réservoir. 


Hauteur de chute. En métres, moyenne annuelle 
maximum, minimum et normale. 


Débit annuel moyen. En métres cubes par seconde. 


Turbine. Voir codes. 
T/MN. Nombre de tours & la minute. 
Chute. Hauteur théorique de chute, en métres. 


Capacité de turbine. Donnée en kilowatt. 


Vapeur 


Vapeur. Pression dynamique de la vapeur en kilo- 
pascal et température en degrés Celsius: produc- 
tion de vapeur en megagramme par heure. 


Type. Voir codes. 


Soupage. Pression dynamique @a la soupage en 
kilopascal et température en degrés Celsius. 


T/MN. Nombre de tours a la minute. 

Capacité. Puissance nominale maximum continue en 
kilowatts. 

Combustion interne 

Type. Voir codes. 


T/MN. Nombre de tours a la minute. 


Turbine a gaz 


Cycle. Voir codes. 
Arbres. Nombre d'arbres. 


Capacité. Puissances en kilowatt et aux tempéra- 
tures ambiantes de -18° et de 30° Celsius. 


EQUIPMENT MANUFACTURERS - FABRKICANTS D' EQUIPMENT 


ALLIS CHALMERS 

ALLIS CHALMERS BULLOCK 

ASSOCIATED ELECTRICAL INDUSTRIES 
AND CANADIAN GENExXAL ELECTKIC 

ASSOCIATED ELECTRICAL INDUSTRIES 

AMME, GIESECHE AND KONEGEN 

ATLAS IMPERIAL 

AMERICAN LOCOMOTIVE 

W.H. ALLEN AND SONS 

ALKO 

ALLISON 

AMERICAN MOTORS 

AMES 

ANDEESON 

ENGUS 

ALSTHOM NEYRPIC MARiNE LTD 

ASEA 

ALSTHOM SAVOISINE, MARINE INDUSTRIES 

ATLAS 

ABMSTRONG WHITWORTH 


S. BARBER 

BROWN BOVERI CANADA LTD 
EUKKE ELECTRIC 

BEMAC 

BESSEMER 

BARBER HYDKAULIC TUsBINE CO. 
bLACKSTONE 

pALDWIN 

bELLIS AND MORCOM 

BOVING 

BhUCL PEEBLES 

BRUSH ELECTRIC 

bKITISH THOMSON HOUSTON 

BUDA 

bAbCOCK - WILCOX 

BABCOCK - wiiLCOX AND GOLDI£ MCCULLOCH 


CANADIAN ALLIS - CHALMERS 
CAM INDUSTRIES 

CANPRON 

CATERPILLAR 

COOPER BESSEMEK 

CHAKLES BARBER 

CANADIAN CROCKER WHEELER 
COMEUSTION ENGINEERING 
CEGELEC 


' CENTURY 


CANADIAN FAIKBANKS MOKSE 
CANADIAN GENERAL ELECTRIC 
CHICAGO PNEUMATIC 
CANADIAN INGERSOLL RAND 
CLEAVER BROOKS 

CLEVELAND 

CLIMAX 

CUMMINS ONAN 

COLUMBIA ELECTRIC 
COMFION PAKKINSON 
CFROSSELEY BROTHERS 

W.M. CRAMP 

CROCKER WHEELER 

CUMMINS ENGINE 

CURTIS 

CANADIAN VICKEES 
CANADIAN WESTINGHOUSE 


DALE ELECTRIC 

LOMINION bBRiDGE 

DOMINION BRIDGE-SULEER LTD 
DOBLE - CALEDONIA IbON WORKS 
DETROIT DIESEL 

LELCO 

DEUTz 

DOMINION ENGINEERING WORKS 
DICK - KEhk 

DORMAN 

DELAVAL STEAM TURBINE 
DOMINION TURBINE 


ELECTaIC CONSTRUCTION 

ERIE CITY IRON WORKS 
ENGLISH ELECTRIC 

ENGLISH EL£L&CTRIC OF CANADA 
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ENTERPRISE ENGINE AND FOUNDRY 
ELLIOT 

ELECTRO MOTORS 

ELECTRIC PRODUCTS 

ELECTRIC MACHINERY 

EDGE MOOR IRON 

E.M. SYNCHRONDUS 

ENGLER ELECTRIC 


FRASER AND CHALMERS 
FORENADE ELECTRIKA 
FAIRBANKS MORSE 
F.M. MCLAREN 
FINNING TRACTOR 
FUJL 

FOSTER WHEELER 

F.W. PACKAGE 


GABRIEL 

GENERAL DIESEL 

GENERAL ELECTRIC 
GENERAL ELECTRIC OF ENGLAND 
GILBERT, GILKES, GOKDON 
GUTE HOFFNUNGSHUTTE 
GIGGE 

GAKBE LACKMEYER 

GENERAL MOTORS 

GKANDI MOTORI TRIESTE 
GOLDIE MCCULLOCH 
GOTAVERKEN 


HAUS ALLIS 

HAMILTON 

HARLAND 

HERCULES 

HITACHI LTD 

HOLYOKE 

HOUCHIN 

J. HOWDEN 

HOWDEN PARSONS 

HAWKER - SIDDELEY - BRUSH INTERNATIONAL 


IDEAL ELECTRIC 

INTERNATIONAL GENEKAL ELECTRIC 
INTERNATIONAL HARVESTER 
IMPERIAL ELECTRIC CO. 

I.P. MOKEIS 

INGERSOLL AND 


JOHN BLOWN ENGINEERING CO. LTD 
JOHN INGLIS 

JAMES LEFFEL 

JENKES MACHINE 

J.M. VOITH 

A. JOHNSON 

JOHN THOMrSON LEORAND 


KATO ENGINEERING 

KEER 

K. MAJOR (HAWKER CIPDLEY) 
KARLSTADS MEKANISKA WEHKKSTAD 
KOHLER 


LOUIS ALLIS 

LEFFEL = ALLIS CHALMERS 
LASALLE 

LISTEF BLACKSTONE 
LANCASHIKE DYNAMO AND MOTOR 
LEFFEL 

LEITTEL 

E. LEONARD 

LISTER 

LENINGKAD WETAL WORKS 
LAWKENCE SCOTT 

LEROY SOMEK 


MASCHINENFABUK AUGSBURG 
MARATHON 

MONTREAL ARMATURE WOnKE 
MERCEDES - BENZ 

MIRRLESS BiCKEXTON AND DAYE 
MURPHY DIESEL 

MIRALESS DIES£L ENGINEERING 


- 13- 


EQUIPMENT MANUFACTURERS —- FPABRICANTS D* EQUIPMENT 


MEMA MERCIER MACHINERY SGE SWEDISH GENERAL ELECTRIC 
MIL MARINE INDUSTRIES LTD SGSL SWEDISH GENERAL ELECTRIC AND STAHL LAVAL 
MITI MITSUBISHI SHO SHINKO 

MITS MITSUI SL SUPERIOR IDEAL 

MLW MONTREAL LOCOMOTIVE WORKS SLAV STAHL LAVAL 

MOOR MOORE SMS S. MORGAN SMITH 

KP MATHER AND PLATT SOCE SOLAR - CENTAUR 

MRBL MIRRLEES BLACKSTONE SPAN SPANNER 

MSI S. MORGAN SMITH INGLIS ss SIEMENS - SCHUCKERT 

MST MOORE STEAM TURBINE STAM STAMFORD 

MUR MURRAY STEN STEPHENS 

MVIC METROPOLITAN - VICKERS SULZ SULZER 


BMWM MOTOREN - WERKE - MANNHEIM 
TA TAMPER 


NAPA. NAPANEE TE TERRY 
NATL NATIONAL TH THRIGE 
NE NATIONAL ENGINEERING TIW TORONTO IRON WORKS 
NEYC NEYRPIC TOBA TOSHIBA 
NF NANAIMO FOUNDRY TR TRANE 
NNS NEWPORT NEWS SHIPBUILDING TURB TURBODYNE 
NOBG NORDBERG 
NOBO NOHAB BOFORS UIW UNION IRON WORKS 
NOHB NOHAB 
NOPO NOHAB POLAR VENG VIVIAN ENGINES 
NS NATIONAL SUPPLY VEW VANCOUVER ENGINEERING WORKS 
VICK VICKERS 
OERL OERLIKON VIW VANCOUVER IRON WORKS 
ONAN ONAN VKEL VICKERS KEELER 
OREN ORENDA VKID VICKERS KIDWELL 
OSSB OSSBERGER LTD. VOLC VOLCANO 
VOLV VOLVO 
PARS C.A. PARSON vs VULCAN STIRLING 
PAXM DAVID PAXMAN VUIW VULCAN IRON WORKS 
PB PETEK BROTHERHOOD 
PD PELTON DOBLE WAUM WAUKESHA MOTOR 
PE PALMER ELECTRIC WE WESTERN ELECTRIC 
PIW PLATT IRON WORKS WEST WESTINGHOUSE 
PSM PUGET SOUND MACHINERY WH WILLIAM HAMILTON 
PV PETBOW VULCAN WHIT WHITE 
PW PRAIT AND WHITNEY WISC WISCONSIN 
PWW PELTON WATER WHEEL WK WILLIAM KENNEDY 
WM WORTHINGTON - MOORE 
REEL BEPUBLIC ELECTRIC WORT WORTHINGTON 
RENG ROBB ENGINEERING WP WORTHINGTON PUMP 
BH RUSTON AND HORNSBY WSM WELMAN SEAVER MORGAN 
RHL RUSSEL - HIPWELL LISTER WHE WATERWHEEL ERECTORS LTD 
RHM RODNEY HUNT MACHINE WWT WICKER WATER TUBE 
RPAX RUSTON PAXMAN WYSS ESCHER WYSS 
BRAM ROLLS ROYCE AVON MARK 
RWT ROBB WATER TUBE YARN YARON 
SCMK SCHOONMAKER ZURN ZURN 


SENG SKINNER ENGINEERING 


TYPE OF RUNNER - TYPE DE TURBINE 


IP IMPULSE PELTON - A ACTION, PELTON 

BF REACTION FRANCIS - A REACTION, FRANCIS 

RPF REACTION FIXED PROPELLER - A REACTION, A HELICE FIXE 

RPK REACTION ADJUSTABLE PROPELLERK,KAPLAN - A REACTION,A PALES ORITENTABLES, KAPLAN 


TYPE OF PRIME MOVER, STEAM - TYPE DE MOTEURS PRIMAIRES, VAPEUR 


B BACK PRESSURE - A CONTRE PRESSION 

C CONDENSING - A CONDENSEUR 

D DOUBLE EXTRACTION - A DOUBLE FRELEVEMENT 
E EXTRACTION - A PRELEVEMENT 

P PASS OUT - A SOUTIRAGE CONTINU 


TYPE OF ENGINE, INTERNAL COMBUSTION - TYPE DE MOTEUR, COMBUSTION INTERNE 


D DIESEL 
S SPARK - A ALLUMAGE ELECTRIQUE 


CYCLE, GAS TURBINE - CYCLE, TURBINES A GAZ 


C COMBINED - COMBINE 
S SIMPLE 
R REGENERATING - REGENERATION 


== Ti = 


INSTALLED GENERATING CAPACITY 


PUISSANCE GENERATRICE INSTALLEE 


PERCENTAGE PERCENTAGE 
= KILOWATTS INCREASE OR 
POURCENTAGE DECREASE 
1982/1983 
ACCROISEMENT 
EN POURCENTAGE 
1982 1983 1982 1983 OU DIMINUTION 
TYPE 
00) 0 eee ee eee ee a 58.4 57.2 50 007 395) B5iite2735899 26) 
STEAM - VAPEUR cc ccccccccccccccc cc cccccccc ccc scree ccccccccscccce ey Pe) So 2 32 AGNI S537 295 8.2 
INTERNAL COMBUSTION - COMBUSTION INTERNE .ccccccccc cee cccccccces 0.7 0.6 | 640 411 593 006 STi 
GAS TURBINE - TURBINE A GAZ scccccswercceccvccccscccccrcccccsccce 2.8 2.8 2 452 705 2925) 105 2-8 
PROVINCE 
NEWFOUNDLAND —- TERRE-NEUVE ce cccccccce cece ccccccccccccccccccccce 8.1 Thos ORI6255 27 6 964 441 0.0 
PRINCE EDWARD ISLAND - ILE-DU-PRINCE-EDOUARD .......2-eeeeeeeees 0.1 0.1 118 241 122 486 S35 )3) 
NOVA SCOTIA ~- NOUVELLE-ECOSSE 2 ccccccccccccccccccc cess ccvcccccce 2.1 2.4 1 864 582 2 198 882 Wie ®) 
NEW BRUNSWICK - NOUVEAU-BRUNSWICK 2... .ecececccccccccsccccccescs 4.0 3.8 3 468 720 3 485 320 0.4 
QUEBEC 4002 cc sees ccc ccc cece cece cccce ce cece ccc ce cc cece s cess cccces 26.6 27.5 22 762 389 24 653 504 8.3 
ONTARIO wcccccccccccccccccc cece ccc cc ccc cee ccc cce cc cccsccccccccce 30.7 30.0 26 272 421 26 908 531 2.4 
MANITOBA 2.00 cence cccccccescccccscccccc ccs ccccccccccce cess ccccce 4.8 4.6 4 144 025 4 142 330 0.0 
SASKATCHEWAN 2000 cece ccec cc cece cs cose cc cece ccc ccc cccccc secs cscccs 2.7 Lied ZZ 1 662 2) 607932 12.3 
ALBERTA 2.205005 cece scce ccc ccs cece cs ccs cece ccccscccccccccce Yas 8.0 6 427 040 7 232 974 12.5 
BRITISH COLUMBIA - COLOMBIE-BRITANNIQUE 2. ccccccccccceccccsccccs 12.7 12.1 105885) "631) 10) 8635714 -0.2 
YUKON ccc cscccccs ccc ccc ccc ccc ces cow ccesccccecccc cc ccccc cccccccwe 0.1 0.1 98 007 121 607 24.0 
NORTHWEST TERRITORIES - TERRITOIKES DU NORD-OUEST ...-c..seseeee 0.2 0.2 186 237 190 227 2.1 
CONFIDENTIAL ~ CONFIDENTIEL ....cccccc cece ceccccccsccccccccccccs 0.0 0.0 35 500 35 500 0.0 
OWNERSHIP - CATEGORIE 
PUBLICSUITLITIES Se SERVECHES SPUBLICS Weseie es) e leo) si clsieleicrsielels cielslalelere 85.1 84.9 72 806 336 76 095 611 4.5 
PRIVATENUST LEE LES = (SERVICES PR LV EO | clete se slalle b\elelelslalals|sielsele's\a) 0) ciate’ ole 7.6 8.0 6 502 584 7 227 468 11.1 
INDUSTRY = ETABLISSEMENTS, ENDUSTRIELS ccs. ccc ccc cee ces cesccecuss 7.2 6.9 6 238 062 6 204 226 -0.5 


LO DAL (es) e1s)ie ss ie/oiajeisielais)aleis\ s\e\ 4's a4) 98 wiels\e el e1s's)/eise:e/e's) ale sie sielcisiecsiseis of) LOO0 100.0 85 546 982 89 527 305 4.6 


GENERATING CAPACITY AS OF DECEMBER 31, 


t52— 


1983 


CAPACITE DES GENERATEURS AU 31 DECEMBRE, 1983 


TOTAL 

NEWFOUNDLAND - TERRE-NEUVE .cccecccccccccccccccsc cc ccc ccc ccccccs 
PRINCE EDWARD ISLAND - ILE-DU-PRINCE-EDOUARD ...ccceccececcceces 
NOVA SCOTIA - NOUVELLE-ECOSSE .ccccesccccccccccccccscccccccccccs 
NEW BRUNSWICK —- NOUVEAU-BRUNSWICK .ecccececcccccccccccccccccccce 


QUEBEC 2. .ccecces cece cece cece cece cece ccc s csc eeccr esse cess ccccce 
ONTARIO ceccccccs cece ccc cccccccs ccc cccc ccc ccc cece cc ccc cece ccscce 
MANITOBA cccssece ccc cccc cc cccccccccccr ccc ccccsscccccsveccsccccs 
SASKATCHEWAN 2.40 cece ccc cere cece c ce ccescccrescercesccccccsccs 
ALBERTA ccccccces cccccccccc cece ccccccr cece ce ccc ccc cscs cccccccccs 
BRITISH COLUMBIA - COLOMBIE-BRITANNIQUE 2. .ceee eee ceee cece cceeee 
YUKON ccccccc cece ccc ccc cc cc cece ccc cece ccc cece crc c cscs cess cccccs 
NORTHWEST TERRITORIES - TERRITOIsES DU NORD-OUEST 2... cece eeeeee 
CONFIDENTIAL —- CONFIDENTIEL ..ccccccccc ccc ccc cccccc ccc ccccsccccs 


TOTAL cncccceeccccccc ccc cece sc cccccccccs creer c ccc ccscccccecccs 


NEWFOUNDLAND —- TERRE-NEUVE ..ccccccccc cece coer ceccccescccccccece 
PRINCE EDWARD ISLAND - ILE-DU-PRINCE-EDOUARD .....eeeeeeeceeeeee 
NOVA SCOTIA - NOUVELLE-ECOSSE .cccecccccceccccccccccccccscccccce 
NEW BRUNSWICK - NOUVEAU-BRUNSWICK ..cccccccccccccccccccccccccccs 


CUEBE CMe eet ee te a na crane ee ott eiioae se ae ecieeneee ome 
ONDAR ROMP ree mre cetera lee ache ochre ia erele isto cece ec oleins 
MENTOR AU romero c rerctorels ior eieceie ee eels en ciovel ec aratevee tiaras 
SASKATCHEWAN ....... pn Na SN ee, SOE sca tiateie Clea iision ene 
EB ERE Agee ee oot ore Pe NaS Meola aie oe oie els See elsicis eoraisin n oONE 
BRITISH COLUMBIA - COLOMBIE-BRITANNIQUE .-..cccecseccccecccccece 
MUON) Beas GbR GOR ROGs co Bh b Do ete ane Seen ceenaeeons bose sae 
NORTHWEST TERRITORIES - TERRITOIRES DU NORD-OUEST ......-...---- 
CONFIDENTIAL = CONFIDENDIEINR Acc cece ceo occic ce cle chs coe cee cares cae 


TOTAL ccccceescsccccrccccscccccccccsccsvecsesscccescesseceses 


STEAM - VAPEUR 

NEWFOUNDLAND — TERRE-NEUVE ..cscccccceccee cece cece esc ccescceses 
PRINCE EDWARD ISLAND —- ILE-DU-PRINCE-EDOUARD ...ceeecsceseeceees 
NOVA SCOTIA —- NOUVELLE-ECOSSE .ccccccs ccccccccrccccc ccc cecccccces 
NEW BRUNSWICK - NOUVEAU-BBUNSWICK 22. .ce ces ccccccceccescecccccces 
QUEBEC cc cece c ccc ce ccccc ccc cc ccc cece ccc ccc cess rcscecccsccccsccs 
ONTARIO .ccccccccccccccccce cece ccccccc ccc ccc cc cc cc ccecccccccccs 
MANITOBA ceccccccccccccccccccc ccc ccc cece ccc ccc ccc ccc cece ces cece 
SASKATCHEWAN nce cccccccccc ccc ccseccccccscccccccccesccccscccccs 
ALBERTA 2.2 cc cece cece sees cece ccc cece cc cces cece e sc cces cess escese 
BRITISH COLUMBIA - COLOMBIE-BRITANNIQUE ..ccceccrcccceccscccccess 
YUKON ccc cccc cece cece rece ce cece cece recs ces ccccccsccsesccescceses 
NORTHWEST TERRITORIES —- TERRITOLRES DU NORD-OUEST ...2-eeeeeeeee 
CONFIDENTIAL —- CONFIDENTIEL .ccccccccccces ccccccceccescccccccees 


TOTAL cece ccce cc cc ccc ccc ccese cece ccc ccc ccccsccs cess cccccscces 


INTERNAL COMBUSTION - COMBUSTION INTERNE 

NEWEOUNDEANDE—aTERRE—NEUVE I cverelc’s\c.cve.s ere oisie;o eles sie ls wie e/slersieiorceinie’s eyes 
PRINCE EDWARD ISLAND - ILE-DU-PRINCE-EDOUARD .....eececeeecceces 
NOVAGSCOLT ANE INOUVEL LESECOSSE: srsseters ators eseciecie cele ale a ietaueicie'sleverciee cece 
NEWOBRUNSWICK = NOUVEAU=DRUNSWICK: cc cic o cos sce occas cetteilehe alate cles 
QUE BE Geen cree cre rere te ae Se ee Neher a alan cre loverece se clore eis ailanesa alete sevate:-si-sinl a avaltetone 
ONDARTO Mere cietece seins oisrs cto teotcheis- creo ois siniaveje sis © wd cieie sic ons aotoetdan ae 
MANITOBA ere cieveve rere ote lovs cheats state oauarcicn cpsiele so ce wes Co tcc. tee 
SASKATCHEWAN: cvccielciarciatioete Matas <a'slu cle, oevec.cleis eo wicreeie aisles Setebanaata Sao date 
IRIGBER TAU et fer sres sree ro ace ie Mt, Neth evesclaieiaievs urevercievatele ais Gave ow arietttots ake otek 
BRITISH COLUMBIA - COLOMBIB-BRITANNIQUE ~<..ccccccccccccccesccccs 
TUK OMe ceyeree trac cte occ Sisveietere ei iare isla were ce eee alaisieieye ae wialeleisieveis abies alaere 
NORTHWEST TERRITORIES - TERRITOIRES DU NORD-OUEST .......2---e0- 
CONPTD ENTIAL T= CONFIDENTIEIA cle lacovsicls 6 cteze.¢.5'sieieiecieie slo are eieletete © evesisvels 


TOTAL cccccccc cece ccc ccc ccce ccc cece c ces cece cccs esses essccscccs 


GAS TURBINE - TURBINE A GAZ 

NEWFOUNDLAND —- TERRE-NEUVE ...ccccccceccec cece ecerccrceecscscces 
PRINCE EDWARD ISLAND - ILE-DU-PEKINCE-EDOUARD ...cceserccccscccess 
NOVA SCOTIA - NOUVELLE-ECOSSE ..ccscccccccccccceccccecscesecsces 
NEW BRUNSWICK - NOUVEAU-BRUNSWICK ..ccecee cece ccccccccscccsces 
QUEBEC cc cece cece ccc erence cece s cece cc cess csssecccccscsessccscce 
ONTABIO .ccccccceccccccccnceseccccsece cece ccc sccscsccssesccccsce 
MANITOBA ..ccccee cece ssce sc eces cece cec ces ceccsecccersccsccceses 
SASKATCABWAN icicle s1orole sisters aeretsicio)=/elatelels (61s a\e)=\s//slelelays)clcle) ole) statetalicl totatats 
ALBERTA cece ccee cree ccc es cece cs cecccs cece cccsccesscesscsssscccs 
BRITISH COLUMBIA - COLOMBIE-BRITANNIQUE ..-e-eeccececccsessecres 
YUKON ccccccccces se cccccc se sece scree ssesscsssscccsescesssssces 
NORTHWEST TERRITORIES - TERRITOLIRES DU NORD-OUEST ....0-c-eeeees 
CONFIDENTIAL - CONFIDENTLIEL 22.2 csccccccsececsccesscescesccccees 


TOTAL .ccccces cece ccc ccc cers cree cccceesecsesesscccccccescces 


GENERATORS - 
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89 527 
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HYDRO AND STEAM PLANTS WITH A GENERATING CAPACITY OF 100 000 KW OR MORE 


CENTRALES HYDROELECTRIQUES ET THERMIQUES A VAPEUR AYANT UNE CAPACITE GENERATRICE DE 100 000 KW ET PLUS 


UTILITY OR COMPANY PLANT CAPACITY 
SERVICES D'UTILITE OU SOCIETE CENTRALE CAPACITE 

KILOWATTS 
HYDRO 


BOWATER POWER CO LTD DEER LAKE 124 651 
CHURCHILL FALLS LABRADOR CORP LTD CHURCHILL FALLS 5 225 000 
NEWFOUNDLAND & LABRADOR HYDRO BAY D ESPOIR 613 000 


NOVA SCOTIA - NOUVELLE-ECOSSE 


NOVA SCOTIA POWEK CORP WRECK COVE 200 000 


NEW BRUNSWICK - NOUVEAU-BRUNSWICK 


NEW BRUNSWICK ELECTRIC POWER COMM MACTAQUAC 637 800 
BEECHWOOD 112 500 

QUEBEC 

HYDRO QUEBEC Tr eGpe2 5 328 000 
1 1Ge3) 1 920 000 
BEAUHARNOTS 1 473 160 
MANIC #5 1 292 000 
MANIC #3 1 183 200 
MANIC #2 1015 200 
BERSIMIS #1 912 000 
OUTARDES #3 756 200 
BERSIMIS #2 655 000 
CARILLON 654 500 
OUTARDES #4 632 000 
OUTARDES # 2 453 900 
TRENCHE 290 800 
BEAUMONT 243 000 
LA TUQUE 216 000 
PAUGAN 208 850 
MANIC #1 184 410 
RAPIDE BLANC 183 600 
SHAWINIGAN #2 163 000 
LES CEDRES 162 000 
SHAWINIGAN #3 157 300 
GRAND-MERE 148 075 
RAPIDE DES ILES 146 520 
CHELSEA 144 000 
LA GABELLE 136 580 
PREMIERE CHUTE 124 200 

LA CiE HYDROELECT MANICOUAGAN MCCORMICK DAM 303 750 

SOC D'ELECT ET DE CHIMIE ALCAN LTEE CHUTE DES PASSES 742 500 
SHIPSHAW 717 000 
ISLE MALIGNE 336 000 
CHUTE A LA SAVANNE 187 250 
CHUTE DU DIABLE 187 250 
CHUTE A CARON 180 000 

ONTAXIO 

ONTAKIO HYDEKO SIR ADAM BECK #2 1 223 600 
ROBERT H SAUNDERS 912 000 
SIR ADAM BECK #1 414 650 
DES JOACHIMS 360 000 
ABITIBI CANYON 233 825 
LOWER NOTCH 228 000 
OTTO HOLDEN 205 200 
WELLS 203 300 
SIR ADAM BECK P&G 176 700 
OTTER RAPIDS 174 800 
STEWARTVILLE 153 000 
BARRETT CHUTE 152 400 
MOUNTAIN CHUTE 139 500 
AUBREY FALLS LOS) 
HARMON 129 200 
PINE PORTAGE 128 700 
KIPLING 125 400 
CHENAUX 122 400 
LITTLE LONG 121 600 


DECEW FALLS #2 At Sa2 010) 
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HYDRO AND STEAM PLANTS WITH A GENERATING CAPACITY OF 100 000 KW OR MORE 


CENTRALES HYDROELECTRIQUES ET THERMIQUES A VAPEUR AYANT UNE CAPACITE GENERATRICE DE 100 000 KW ET PLUS 


UTILITY OR COMPANY PLANT CAPACITY 
SERVICES D*UTILITE OU SOCIETE CENTRALE CAPACITE 
KILOWATTS 


HYDRO - CONCLUDED 


ONTARIO POWER 101 455 

MANITOBA 

MANITOBA HYDRO KETTLE RAPIDS 1 224 000 
LONG SPRUCE 980 000 
GRAND RAPIDS 437 000 
KELSEY 236 250 
JENPEG 186 000 
SEVEN SISTERS 150 000 
GREAT FALLS 132 000 

SASKATCHEWAN 

SASKATCHEWAN POWER CORP SQUAW RAPIDS 279 900 
COTEAU CREEK 167 940 
ISLAND FALLS 105 100 

ALBERTA 

TRANSALTA UTILITIES CORP BRAZEAU 305 500 
BIGHORN 118 000 

BRITISH COLUMBIA - COLOMBIE-BRITANNIQUE 

ALCAN SMELTE&S & CHEMICALS LTD KEMANO 812 800 

BRITISH COLUMBIA HYDRO & POWER AUTH GORDON M SHRUM 2 416 000 
MICA 1 736 000 
PEACE CANYON 700 000 
SEVEN MILE 607 500 
KOOTENAY CANAL 529 200 
BRIDGE RIVER #2 248 000 
BRIDGE RIVER #1 180 000 
JORDAN RIVER 150 000 
CHEAKAMUS 140 000 
JOHN HART 120 000 
RUSKIN 105 600 

COMINCO LTD WANETA 292 500 


BRILLIANT 108 800 


= ths 


HYDRKO AND STEAM PLANTS WITH A GENERATING CAPACITY OF 100 000 KW OR MORE 


CENTRALES HYDROELECTRIQUES ET THERMIQUES A VAPEUR AYANT UNE CAPACITE GENERATRKICE DE 100 000 KW ET PLUS 


UTILITY OR COMPANY PLANT CAPACITY 
SERVICES D‘*UTILITE OU SOCIETE CENTRALE CAPACITE 
KILOWATTS 

STEAM - VAPEUR 

NEWFOUNDLAND —- TERRE-NEUVE 

NEWFOUNDLAND & LABRADOR HYDRO HOLYROOD 450 000 

NOVA SCOTIA - NOUVELLE-ECOSSE 

NOVA SCOTIA POWER CORP LINGAN 474 600 
TUFTS COVE 355 000 
POINT TUPPER 230 500 
TRENTON 210 000 
LOWER WATER STREET 165 000 

NEW BRUNSWICK - NOUVEAU-BRUNSWICK 

NEW BRUNSWICK ELECTRIC POWER COMM COLESON COVE 1 050 000 
POINT LEPREAU 680 000 
COURTENAY BAY 263 365 
DALHOUSIE # 2 200 000 
DALHOUSIE # 1 100 000 

QUEBEC 

ATOMIC ENERGY OF CANADA LTD GENTILLY 1 266 400 

HYDRO QUEBEC GENTILLY 2 685 000 
TRACY 600 000 

ONTARIO 

ATOMIC ENERGY OF CANADA LTD DOUGLAS POINT 220 000 

ONTARIO HYDRO NANTICOKE 4 000 000 
BRUCE "A" 3 200 000 
LAKEVIEW 2 400 000 
LENNOX 2 295 000 
PICKERING A 2 160 000 
LAMBTON 2 000 000 
RICHARD L HEARN 1 200 000 
PICKERING B 540 000 
THUNDER BAY 400 000 
Jd CLARK KEITH 264 000 

MANITOBA 

MANITOBA HYDRO BRANDON 237 000 
SELKIRK 132 000 

SASKATCHEWAN 

SASKATCHEWAN POWER CORP BOUNDARY DAMN 874 500 
POPLAR RIVER 591 800 
QUEEN ELIZABETH 241 000 
A L COLE 105 000 

ALBERTA 

A EC POWER LTD MILDRED LAKE 210 000 

ALBERTA POWEK LID BATTLE RIVER 741 000 
H R MILNER 150 000 

EDMONTON POWER CLOVER BAR 660 000 
ROSSDALE 345 000 

TRANSALTA UTILITIES CORP SUNDANCE 2 200 000 
KEEPHILLS 806 400 
WABAMUN 582 000 


= ak = 


HYDKO AND STEAM PLANTS WITH A GENERATING CAPACITY OF 100 000 KW OR MORE 


CENTRALES HYDROELECTRIQUES ET THERMIQUES A VAPEUR AYANT UNE CAPACITE GENERATRICE DE 100 000 KW ET PLUS 


UTILITY OR COMPANY PLANT CAPACITY 
SERVICES D*UTILITE OU SOCIETE CENTRALE CAPACITE 
KILOWATTS 


STEAM - CONCLUDED 


BRITISH COLUMBIA HYDRO & POWER AUTH BURRARD 912 500 
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HYDRO 


HYDRO-ELECTRIQUES 


HYDRO 
OPERATING HEADS 


HAUTEUR DE CHUTE 


MAXIMUM MINIMOM 


MAXIMUM MINIMOM 


NORMAL 


NORMALE 


ccc ccs coe Mec cece ce ecees 


NEWFOUNDLAND - TERRE-NEUVE 


ABITIBI-PRICE INC 


BISHOPS FALLS 11 10 
LATITUDE 49 01 
LONGITUDE 55 30 


EXPLOITS RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


GRAND FALLS =}6) sy 
LATITUDE 49 01 
LONGITUDE 55 40 


EXPLOITS RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN ~ 


ASARCO INC 

BUCHANS 52 48 
LATITUDE 48 49 

LONGITUDE 56552 


BUCHANS LAKE 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


BOWATER POWER CO LTD 


DEER LAKE 81 77 
LATITUDE 49 10 
LONGITUDE ey] 735) 


GRAND LAKES 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


WATSONS BROOK 176 175 
LATITUDE 48 57 
LONGITUDE ST ST 


CORNER BROOK 
AVEKAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


10 


195 


33 


170 


50 


80 


132 


176 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 
MANU PFACTURER 
ANNEE ET 
PABRICANTS 
1909 SMS 
1928 SMS 
1933 SMS 
1953 SMS 
1953 SMS 
1953 SMS 
1953 SMS 
1953 SMS 
1953 SMS 
1909 AGK 
1909 AGK 
19449 AGK 
1952 Sms 
1952 sus 
1952 SMS 
1952 SMS 
1955 DEW 
1927 JMV 
1925 AW 
920 AW 
1925 AW 
1925 AW 
1925 AW 
1925 AW 
1925 AW 
1929 NNS 
1929 NNS 
1958 EE 
1958 EE 


Za 


RUNNER 


TURBINE 


RF 


RF 
RF 


RPM 


T/MN 


214 
214 
231 
231 
231 
Zoi0 
231 
231 
231 


S75. 
375 
375 
257 
257 
257 
257 
120 


600 


HEAD 


CHUTE 


50 


170 


KW 


NMONMNHNHNHNHNH a 


Qefresioa 


to 


a 


CAPACITY 


CAPACITE 


940 


476 
476 


MAIN GENERATORS 


YEAR AND 
MANUFACTURER 
ANNEE ET 
FABRICANTS 
1916 GE 
1928 WEST 
1953 WEST 
1953 WEST 
1953 WEST 
1953 WEST 
1953 WEST 
1953 WEST 
1953 WEST 
1909 BBC 
1909 BBC 
1911 BBC 
1950 WEST 
1950 WEST 
1950 WEST 
1950 WEST 
1938 WEST 
1927 JMV 
1925 BTH 
1925 BIH 
1925 BTH 
19725) BTH 
1925 BTH 
1925 BTH 
1925 BTH 
1929 GE 
1929 GE 
1958 EE 
1958 EE 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


VOLTS 


VOLTS 


6900 


4160 
4160 


HYDRO 


KW 


_ 
~ NNNNHNNN HS 


NF FFE a = 


i) 


59 


13:3 


CAPACITY 


CAPACITE 


760 


760 


851 


HYDRO 


OPERATING HEADS 


HAUTEUR DE CHUTE 


MAXIMUM MINIMUM NORMAL 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE 
Sees ee ei 
CHURCHILL FALLS LABRADOR CORP LTD 
CHURCHILL FALLS 322 304 312 
LATITUDE 53 40 
LONGITUDE 63 80 
CHURCHILL RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 1 389 
IRON ORE CO OF CANADA 
MENIEEK 11 9 11 
LATITUDE 54 28 
LONGITUDE 66 36 
MENIHEK LAKE 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - a42 
NEWFOUNDLAND & LABRADOR HYDRO 
BAY D ESPOIR 178 165 176 
LATITUDE 47 56 
LONGITUDE 55 46 
SALMON R AND GREY RB 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 187 
HINDS LAKE 219 PAV) PINT) 
LATITUDE 49 05 
LONGITUDE S72 
HINDS LAKE 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 20 
SNOOKS ARM 83 82 83 
LATITUDE 49 51 
LONGITUDE $5333 
SISTERS SYSTEM 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 1 
VENAMS BIGHT 82 78 79 
LATITUDE 49 52 
LONGITUDE 55 40 
BURNT ILE SYSTEM 
AVEEAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 1 
NEWFOUNDLAND LIGHT & POWER CO LTD 
CAPE BROYLE 58 56 Sy) 
LATITUDE 47 05 
LONGITUDE SY | 


HORSE CHOPS RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 10 


- 23- 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM 

ANNEE ET TURBINE T/MN 
FABRICANTS 

1971 DEW RF 200 
1979 MIL RF 200 
1972 DEW RF 200 
1972 MIL RF 200 
1973 DEW RF 200 
1973 MIL RF 200 
1973 DEW RF 200 
1974 MIL RF 200 
1974 DEW RF 200 
1974 MIL RF 200 
1974 MIL RF 200 
1954 CAC RPF 150 
1954 CAC RPF 150 
1960 KMW RPK 150 
1967 CAC RF 300 
1967 cac RF 300 
1967 CAC RF 300 
1968 CAC RF 300 
1970 CAC RF 300 
1970 CAC RF 300 
1977 DEW RF 225 
1980 NOBO RF 360 
1957 GGG IP 1200 
1957 GGG IP 1200 
1952 cvic RF 360 


HEAD 


CHUTE 


10 
10 
12 


176 
176 
176 
176 
176 
176 
173 


214 


82 


81 


54 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


483 408 
483 408 
483 408 
483 408 
483 408 
483 408 
483 408 
483 408 
483 408 
483 408 
483 408 


4 476 
4 476 
10 071 


74 600 
74 600 
74 600 
74 600 
74 600 
74 600 
154 422 


77 +300 


567 


343 


5 670 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
PABRICANTS 
KW 
1971 CGE 15000 475 000 
1971 MIL 15000 475 000 
1972 CGE 15000 475 000 
1972 MIL 15000 475 000 
1973 CGE 15000 475 000 
1973 MIL 15000 475 000 
1973 CGE 15000 475 000 
1974 MIL 15000 475 000 
1974 CGE 15000 475 000 
1974 MIL 15000 475 000 
1974 MIL 15000 475 000 
5 225 000 
5 225 000 
1954 CWES 6900 4 250 
1954 CWES 6900 4 250 
1960 CWES 6900 10 200 
18 700 
18 700 
1967 CGE 13800 76 500 
1967 CGE 13800 76 500 
1967 CGE 13800 76 500 
1968 CGE 13800 76 500 
1970 CGE 13800 76 500 
1970 CGE 13800 76 500 
1977 CGE 13800 154 000 
613 000 
1980 HITA 13800 75 000 
75 000 
1957 LDM 6900 560 
560 
1957 LDM 6900 360 
360 
688 920 
1952 CWES 6900 6 000 
6 000 


HAUTEUR DE CHUTE 


HEADS 


MINIMUM 


MINIMUM 


cece cece cc eMcc cece cccccce 


HYDEO 
OPERATING 
MAXIMUM 
MAXIMUM 
FALL POND 16 
LATITUDE 46 56 
LONGITUDE 55 22 


OVERFALL BROOK 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 
HEARTS CONTENT 47 
LATITUDE 47 52 


LONGITUDE 53) 22 
SOUTHERN COVE BROOK 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 
HORSE CHOPS 90 
LATITUDE 47 08 

LONGITUDE Demo, 


HORSE CHOPS RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 
LAWN 21 
LATITUDE 46 56 

LONGITUDE 55 33 

LAWN RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 
LOCKSTON 85 
LATITUDE 48 23 

LONGITUDE 534 an 

LOCKSTON RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 
LOOKOUT BROOK 155 
LATITUDE 48 23 


LONGITUDE S8ml2 
LOOKOUT BROOK 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 
MOBILE 121 
LATITUDE 47 13 

LONGITUDE D200 

MOBILE RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 
MORRIS 29 
LATITUDE 47 15 

LONGITUDE 52 56 

MOBILE RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 
NEW CHELSEA 84 
LATITUDE 48 02 

LONGITUDE ee) US) 

NEW CHELSEA BROOK 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 
PETTY HARBOUR 58 
LATITUDE 47°28 

LONGITUDE 52 43 


SECOND POND 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


15 


MOYEN 


45 


MOYEN 


87 


MOYEN 


19 


MOYEN 


1) 


MOYEN 


154 


MOYEN 


MOYEN 


29 


MOYEN 


82 


MOYEN 


55) 


MOYEN 


NORMAL 

NORMALE 

15 
q 

46 
3 

89 
8 

20 
3) 

82 
2 

155 
3) 

120 
6 

29 
5 

84 
2 

58 
6 


=e 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM 
ANNEE ET TURBINE T/MN 
FABRICANTS 

1939 JMV RF 600 
1960 EE RF 514 
1953 DEW RF 450 
1983 BHTC RF 450 
1955 GGG RF 720 
1961 GGG RF 720 
1958 GGG RF 900 
1983 BHTC RF 1200 
1951 DEW RF 514 
1983 BHTC RF 600 
Wee DEW RF 514 
1908 JMV RF 327 
1911 JMV RF 327 
1926 AW RF 514 


HEAD 


CHUTE 


15 


46 


84 


20 


719 


79 


155 
155 


113 


29 


84 


58 
58 
58 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


373 


2 686 


7 460 


708 


1 492 


1 492 


2 686 


9 698 


1 091 


4 178 


1 567 


2 051 


HYDRO 


MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1939 WEST 2300 400 
400 
1960 BP 2400 2 400 
2 400 
1953 CGE 6900 7 650 
7 650 
1983 LE 600 708 
708 
1955 GE 6900 1 500 
1961 GE 6900 1 500 
3 000 
1958 GE 2400 2 400 
1983 IE 2400 2 670 
5 070 
1951 WEST 6900 9 350 
9-350 
1983 IE 2400 s09)4 
1091 
1957 WEST 6900 4 000 
4 000 
1908 WEST 2300 1 600 
1922 SE 2300 1 600 
1926 CGE 2300 1 800 
5 000 


HYDRO 


PIERRES BROOK 


LATITUDE 
LONGITUDE 
PIERRES BROOK 


47 17 
52 50 


AVERAGE ANNUAL FLOW- 


PITMANS POND 


LATITUDE 48 04 
LONGITUDE Satz 
NEW CHELSEA BROOK 


AVERAGE ANNUAL FLOW- 


PORT UNION 
LATITUDE 48 30 
LONGITUDE 53805 


PORT UNION RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW- 


RATTLING BROOK 


LATITUDE 49 05 
LONGITUDE 55 16 
RATTLING BROOK 


AVERAGE ANNUAL FLOW- 


ROCKY POND 
LATITUDE 47 11 
LONGITUDE 52853 


LAMANCHE CANAL 


AVERAGE ANNUAL FLOW- 


SANDY BROOK 


LATITUDE 
LONGITUDE 
SANDY BROOK 


48 56 
55 48 


AVERAGE ANNUAL FLOW- 


SEAL COVE 
LATITUDE 47 26 
LONGITUDE 53 06 


SEAL COVE BROOK 


AVERAGE ANNUAL FLOW- 


TOPSAIL 
LATITUDE 47 32 
LONGITUDE 52 56 


TOPSAIL BROOK 


AVERAGE ANNUAL FLOW- 


TORS COVE 
LATITUDE 47 13 
LONGITUDE 52551 


TORS COVE POND 


AVERAGE ANNUAL FLOW- 


VICTORIA 
LATITUDE 47 46 
LONGITUDE 53 14 


VICTORIA BROOK 


AVERAGE ANNUAL FLOR- 


OPERATING HEADS 


HAUTEUR DE CHUTE 


MAXIMUM MINIMUM 

MAXIMUM MINIMUM 

cece cee cee Mee sees crceees 
87 85 


DEBIT ANNUEL MOYEN 


23 15 


DEBIT ANNUEL MOYEN 


2S) 20 


DEBIT ANNUEL MOYEN 


101 96 


DEBIT ANNUEL MOYEN 


37 33 


DEBIT ANNUEL MOYEN 


335} 31 


DEBIT ANNUEL MOYEN 


59 57 


DEBIT ANNUEL MOYEN 


86 85 


DEBIT ANNUEL MOYEN 


57 55 


DEBIT ANNUEL MOYEN 


66 65 


DEBIT ANNUEL MOYEN 


NORMAL 

NORMALE 

86 
5 

20 
2 

21 
3 

100 
10 

35 
7 

33) 
13 

58 
3 

86 
2 

56 
8 

65 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCI PALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM 
ANNEE ET TURBINE T/MN 
FABRICANTS 

1931 oMV RF 514 
1959 GGG RF 406 
1918 PWW RF 600 
1918 PWW RF 600 
1958 CAC RF 514 
1958 CAC RF 514 
1943 DEW RF 327 
1963 DEW RF 300 
1922 AC RF 450 
1927 JMV RF 514 
1983 BHTC RF 720 
1942 EE RF 514 
1942 EE RF 514 
1951 EE RF 514 
1914 JMV RF 600 


HEAD 


CHUTE 


80 


21 


21 
Zt 


94 
94 


33 


33 


58 
58 


86 


35} 
Ss} 
53 


65 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


3 


loon) 


NNN 


357 


895 


261 
261 


341 
341 


968 


119 
238 


280 


126 
126 
611 


559 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUXK 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1931 SEE 6900 3 200 
3 200 
1959 WEST 2300 890 
890 
1918 GE 2300 280 
1918 GE 2300 230 
560 
1958 CGE 6900 64375 
1958 CGE 6900 6 375 
12 750 
1943 WEST 6900 3 200 
3 200 
1963 WEST 6900 517950 
5950 
1922 AC 2300 1 200 
1927, WEST 2300 549 
3 740 
1983 IE 2400 2 280 
2 280 
1942 EE 6900 2 000 
1942 EE 6900 2 000 
1951 EE 6900 2 500 
6 500 
1914 WEST 2400 450 
450 


HYDRO 
OPERATING HEADS 
HAUTEUR DE CHUTE 
MAXIMUM MINIMUM NORMAL 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE 
Btatat ahe) chelaketatelM clei eratcier eVoRetero¥ons 
WEST BROOK 43 41 43 
LATITUDE 46 55 
LONGITUDE 55n23 
WEST BROOK 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 2 
NOVA SCOTIA - NOUVELLE-ECOSSE 
MINAS BASIN PULP & POWER CO LTD 
SALMON HOLE 25 20 25 
LATITUDE 44 56 
LONGITUDE 64 03 
PANUKE LAKE 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 7 
ST CROIX 49 48 49 
LATITUDE G4 56 
LONGITUDE 64 03 
ST CROIX RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 7 
NOVA SCOTIA POWER CORP 
AVON #1 36 33 36 
LATITUDE 44 52 
LONGITUDE 64 13 
AVON RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 5 
AVON #2 43 40 43 
LATITUDE 44 52 
LONGITUDE 64 13 
AVON RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 4 
BIG FALLS 18 18 18 
LATITUDE 44 06 
LONGITUDE 64 55 
MERSEY KIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 51 
COWIE FALLS 13 13 13 
LATITUDE 44 04 
LONGITUDE 64 46 
MERSEY RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 51 
DEEP BROOK 14 14 14 
LATITUDE 44 03 
LONGITUDE 64 47 
MERSEY RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNOEL MOYEN - 51 
DICKIE BROOK 80 80 80 
LATITUDE 45 25 
LONGITUDE 61 30 


DICKIE BROOK 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 1 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCI PALES 


NEWFOUNDLAND - TOTAL 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER 
ANNEE ET TURBINE 
FABRICANTS 

1942 JL RF 
1974 BARB RF 
1974 DEW RF 
1958 VICK RF 
1929 DEW RF 
1929 Sus RF 
1929 SMS RF 
1938 SMS RPK 
1938 SMS RPK 
1950 SMS RPK 
1950 SMS RPK 
1948 CAC RF 
1948 CAC RF 


RPM 


T/MN 


720 


277 


400 


360 


400 


163 
163 


200 
200 


200 
200 


900 
900 


HEAD 


CHUTE 


43 


CAPAC 


CAPAC 


KW 


ETRY. 


ITE 


746 


- TERRE-NEUVE 


20 


45 


36 


43 


18 
18 


13 
13 


14 
14 


80 
80 


2 


3 


= 


ww 


:— 


238 


320 


730 


909 


737 
T31 


805 
805 


774 
774 


082 
082 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAOX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITrY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1942 WEST 2400 700 
700 
84 799 
Seize 75 
1938 SGE 2300 2 000 
2 000 
1934 SGE 2300 3 000 
3 000 
5 00C 
1958 BBC 2300 3° 750 
Se 75:0 
OAS) SGE 2300 3) 0910 
3 000 
1929 SGE 6600 4 500 
1929 SGE 6600 4 500 
9 000 
1938 JERL €600 3 600 
1938 OERL 6600 3 600 
7 200 
1950 WES 6900 4 500 
1950 WES 6900 4 500 
9 000 
1948 CWES 2400 1 200 
1948 ASEA 2300 2 600 
3 800 


HYDRO 


FOURTH LAKE 


LATITUDE 44 31 
LONGITUDE 63 43 
SISSIBOO RIVER 


OPERATING HEADS 


HAUTEUR DE CHUTE 


MAXIMUM MINIMOM 

MAXIMUM MINIMOM 

ccc ccc ee cee Mee eens ce cecee 
22 16 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN 


GISBORNE 
LATITUDE 45 07 
LONGITUDE 62 21 


MCLEODS BROOK 


19 14 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN 


GULCH 

LATITUDE 44 34 
LONGITUDE 65 38 
BEAR RIVER 


vy 76 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN 


HARMONY 
LATITUDE 44 25 
LONGITUDE 65 02 


MEDWAY RIVER 


ane 11 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN 


HELLS GATE 
LATITUDE 45 03 
LONGITUDE 64 25 


BLACK RIVER 


56 54 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN 


HOLLOW BRIDGE 


LATITUDE 
LONGITUDE 
BLACK RIVER 


45 01 
64 22 


45 44 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN 


LEQUILLE 
LATITUDE 44 43 
LONGITUDE 65 29 


ALLAIN RIVER 


118 117 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN 


LOWER GREAT BROOK 


LATITUDE 
LONGITUDE 
MERSEY RIVER 


44 05 
64 39 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN 


LOWER LAKE FALLS 


LATITUDE 
LONGITUDE 
MERSEY RIVER 


44 08 
64 55 


15 15 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN 


LUMSDEN 
LATITUDE 45 01 
LONGITUDE 64 25 


BLACK RIVER 


22 20 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN 


NORMAL 

NORMALE 

18 
7 

16 
9 

76 
4 

11 
10 

56 
7 

45 
9 

118 
3 

7 
51 

aS: 
3) 

22 
8 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCI PALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM 

ANNEE ET TURBINE T/MN 
FABRICANTS 

1983 DBS RPK 360 
1982 AC RPF 262 
1952  cVIC RF 400 
1943 RHM RF 200 
1930 DEW RF 450 
1949 DEW RF 450 
1940 DEW RF 257 
1968 DEW RF 514 
1955 SMS RPK 128 
1955 sMS RPK 128 
1929 SMS RF 150 
1929. SMS RF 150 
1942 DEW RF 257 


HEAD 


CHUTE 


22 


19 


69 


1S 


56 


56 


45 


wn 


15 
15 


22 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


3 100 


3 700 


895 


w 


357 
2) SL 


S595 


UA EX 


2 328 
2 328 


3 954 
3 954 


3357 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FPABRICANTS 
KW 
1983 CGE 4160 3 000 
3 000 
1982 SHO 4169 3 500 
3 500 
1952 CWES 13800 6 000 
6 000 
1943 WEST 2300 600 
600 
1930 SGE 2300 3 360 
1949 CWES 2400 3070 
6 930 
1942 CGE 6900 Srat2 
by S72 
1968 BBC 6900 et be a SRO) 
tT tS0 
1955 CWES 6900 2250 
1955 cWES 6900 2.250 
4 500 
O42) SGE 6609 3 690 
1929 SGE 6600 3.69.0 
Th SIGN: 
1940 CWES 6909 2 890 
2 800 


HYDRO 


OPERATING HEADS 


HAUTEUR DE CHUTE 


MAXIMUM MINIMUM NORMAL 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE 
cece cece eee Mens cee ccccees 
MALAY FALLS 13 12 13 
LATITUDE 44 59 
LONGITUDE 62 29 
EAST RIVEP 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 14 
METHALS 14 12 14 
LATITUDE 44 57 
LONGITUDE 64 26 
GASPEREAUX LAKE 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 6 
MILL LAKE 49 49 49 
LATITUDE 44 43 
LONGITUDE 63 54 
NORTH EAST RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 2 
NICTAUX 116 115 116 
LATITUDE 44 55 
LONGITUDE 65 01 
NICTAUX RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 4 
PARADISE 142 1414 142 
LATITUDE 44 50 
LONGITUDE 65 15 
PARADISE BROOK 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 2 
RIDGE 45 43 
LATITUDE 44 33 
LONGITUDE 65 36 
BEAR RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 
ROSEWAY 8 7 8 
LATITUDE 43 46 
LONGITUDE 65 20 
ROSEWAY RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 16 
RUTH FALLS 33 33) 33 
LATITUDE 44 58 
LONGITUDE 62 30 
EAST RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 51 
SANDY LAKE 38 38 38 
LATITUDE 44 43 
LONGITUDE 637555 
INDIAN RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 5 
SISSIBOO FALLS 26 26 26 


LATITUDE 4h 24 
LONGITUDE 65 54 
SISSIBOO RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 10 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM 

ANNEE ET TURBINE T/MN 
FABRICANTS 

1924 WSM RF 225) 
1924 WSM RF 220) 
1924 WSM RF 225 
1949 DEW RPF 240 
1922 SMS RF 514 
1922 sas RF 514 
1954 DEW RF 600 
1950 CVvICc RF 720 
1957 SMS RF 360 
1959 LEFF RF 180 
1931 cviIc RF 450 
1925 SMS RF 400 
19:25 SMS RF 400 
1936 DEW RF 360 
1928 DEW RF 450 
1928 DEW RF 450 
1961 KAW RF 225 


HEAD 


CHUTE 


13 
13 
13 


14 


50 
50 


156 


43 


34 
34 
33 


38 
38 


26 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


1 380 
380 
1 283 


al 


3 432 


1 417 
1 417 


6 714 


3730 


3 954 


559 
276 


454 
454 
208 


WNND 


1 865 
1 865 


5 968 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAOX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1924 CWES 2300 1 200 
1924 CWES 2300 1 200 
1924 CWES 2300 1 200 
3 600 
1949 CWES 6900 3 400 
3 400 
1922 CGE 13200 1, 2810 
1922 CGE 13200 UP PED) 
2 560 
1954 CWES 6900 6 890 
6 800 
1950 CWES 6900 3 600 
3 600 
AOSi7: CGE 6900 4 000 
4 000 
1921 CGE 6600 600 
1937 BP 2400 320 
920 
1925 SGE 6600 2 000 
1925 SGE 6600 2 000 
1936 MP 6600 2470 
6 970 
1928 SGE 13200 1 600 
1928 SGE 13200 1 600 
3 200 
1961 CWES 6900 6 000 
6 000 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCI PALES 


HYDRO 
OPERATING HEADS 
HAUTEUR DE CHUTE 
MAXIMUM MINIMUM NORMAL 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE 
EA SSE, 
TIDE WATER 28 28 28 
LATITUDE 44 42 
LONGITUDE 63 53 
NORTH EAST RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN 8 
TUSKET 8 5 7 
LATITUDE 43 53 
LONGITUDE 65 58 
TUSKET RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN 44 
UPPER LAKE FALLS 13 6 1 
LATITUDE 44 09 
LONGITUDE 64 58 
ROSSIGNOL LAKE 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN 51 
WEYMOUTH FALLS 38 36 37 
LATITUDE 44 24 
LONGITUDE 65 56 
SISSIBOO RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN 11 
WHITE ROCK 18 17 18 
LATITUDE 45 04 
LONGITUDE 64 22 
GASPEREAUX RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN 10 
WRECK COVE 366 351 358 
LATITUDE 46 32 
LONGITUDE 60 26 
CHETICAMP RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN 10 
NEW BRUNSWICK - NOUVEAU-BRUNSWICK 
B J HARGROVE LTD 
HARGROVE 20 15 18 
LATITUDE 46 31 
LONGITUDE 67 36 
MONQUART RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 
CONSOLIDATED-BATHURST LTD 
GREAT FALLS 34 32 34 
LATITUDE WT 22 
LONGITUDE 65 54 
NEPISEQUIT RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 35 


YEAR AND 
MANUFACTURER RUNNER RPM 
ANNEE ET TURBINE T/MN 
FABRICANTS 
1922 SMS RF 300 
1922 SMS RF 300 
1929 MST RPK 225 
1929 MSI RPK 225 
1929 MSI RPK BENS 
1929 DEW RPK 180 
1929 DEW RPK 180 
1961 KMW RF 257 
1967 KMW RF 20, 
1952 CVvIc RF 200 
1978 MITI RF 450 
1978 MITI RF 450 
NOVA SCOTIA - TOTAL 
1970 CBAR RF 600 
1978 CBAR RF 450 
1921 BOVG RF 300 
1921 BOVG RF 300 
1930 AC RF 300 


HEAD 


CHUTE 


28 
28 


aon 


aig 
Wi 


37 
37 


18 


350 
Som 


- NOUVELLE-ECOSSE 


20 
20 


33 
33 
34 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


2 574 
2 574 


746 
746 
746 


238 
238 


bh th 


8952 
8 952 


2 984 


102 948 
102 948 


168 
327 


3730 
3 730. 
4 103 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAOX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS  CAPACITE 
FABRICANTS 
KR 
1922) ‘GE 13200 2 320 
1922 CGE 13200 2 320 
4 640 
1929 CWES 6600 720 
1929  CWES 6600 720 
1929 CWES 6600 720 
2 160 
1929 SGE 6600 2 700 
1929 SGR 6600 2 700 
5 400 
1961 CWES 13800 9 000 
1967 CWES 13800 9 000 
18 000 
1952 CWES 6900 3 200 
3 200 
1978 CGE 13800 100 990 
107 OMCGE 13800 100 000 
200 000 
361 402 
366 402 
1970 WEST 2300 150 
1978 EE 2300 350 
500 
500 
1921 CGE 4400 3 600 
1921 CGE 4400 3 600 
1930 CGE 4400 3 600 
10 800 


800 


HYDRO 


OPERATING 


HEADS 


HAUTEUR DE CHUTE 


MAXIMUM 


MAXIMUM 


MINIMUM 


MINIMUM 


NORMAL 


NORMALE 


ccc cc ccc ce Meee ccc ccc cace 


DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES 


MUSQUASH 32 
LATITUDE 45 12 
LONGITUDE 66 21 


MUSQUASH PIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


EDMUNDSTON CORP OF 


GREEN RIVER 8 
LATITUDE 47 27 
LONGITUDE 68 19 


GREEN RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


FRASER INC 
EDMUNDSTON 7 


LATITUDE 47 22 

LONGITUDE 68 20 

MADAWASKA RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


MAINE-NEW BRUNSWICK ELEC POWER LTD 


TINKER 26 
LATITUDE 46 49 
LONGITUDE 67 46 


AROOSTOCK RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


NEW BRUNSWICK ELECTRIC POWER COMM 


BEECHWOOD 18 
LATITUDE 46 33 
LONGITUDE 67 41 


SAINT JOHN RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


GRAND FALLS 41 
LATITUDE 47 03 
LONGITUDE 67 44 


SAINT JOHN RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


MACTAQUAC 37 
LATITUDE 45 57 
LONGITUDE 66 52 


SAINT JOHN RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


30 


MOYEN - 


MOYEN - 


MOYEN - 


24 


MOYEN - 


MOYEN - 


34 


MOYEN - 


24 


MOYEN - 


30 


10 


11 


28 


25 


1/5 


18 


637 


233) 


395 


35 


755 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCI PALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM HEAD CAPACITY 
ANNEE ET TURBINE T/MN CHUTE CAPACITE 
FABRICANTS 

M KW 

1920 Sus RF 300 30 2 738 
1920 SMS RP 300 30 2 738 
1930 CAC RF 240 7 783 
1918 WH RF 134 1 746 
1918 WH RF 134 7 746 
1922 DEW RF 360 26 1 492 
1923 DEW RF 360 26 1 492 
1926 DEW RF 240 26 3 730 
1952 Sus RF 300 26 3 730 
1965 CAC RPK 180 25 24 €18 
1957 DEW RPK 109 17 33) 757.0 
1958 DEW RPK 109 17 33) 5:70 
1962 CAC RPK 106 yi 41 403 
1928 CAC RF 164 38 14 920 
ng929 CAC RF 164 38 14 920 
1930 CAC RF 164 38 14 920 
1931 CAC RF 164 38 14 920 
1968 DEW RPK We 34 104 440 
1968 DEW RPK 112 34 104 440 
1968 DEW RPK 112 34 104 440 
1972 DEW RPK 112 34 104 440 
ASS LMW RPK v2 34 110 408 
1980 LMW RPK 112 34 110 408 


HYDRO 


MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 

MANUFACTORER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 

FABRICANTS 

KW 

1920 CGE 13200 Ps 87310) 
1920 CGE 13200 2 320 
4 640 
4 640 
1930 WEST 2300 900 
900 
900 
1918 CGE 6600 1 000 
1918 CGE 6600 1 000 
2 000 
2 000 
1922 CWES 12000 1 500 
1923 CWES 12000 1 500 
1926 CWES 12000 38520 
wey CWES 12000 3 520 
1965 CWES 13800 20 800 
30 840 
30 840 
1957, CGE 13800 36 000 
1958 CGE 13800 36 000 
1962 WEST 13800 40 500 
112 500 
1928 CGE 6600 US) 750 
1192'9 CGE 6600 TSS 
1930 CGE 6609 qiey, FAY) 
1931 CGE 6600 15 750 
63 090 


1968 WEST 13800 102 €09 
1968 WEST 13800 102 600 
1968 WEST 13800 102 600 
1972 WEST 13800 110 000 
EPA) cGE 13800 110 000 
1980 CGE 13800 110 000 


637 800 


HYDRO 
OPERATING HEADS 
HAUTEUR DE CHUTE 
MAXIMUM MINIMUM NORMAL 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE 
sec w ccc eee Mee cece ceecees 
MILLTOWN 8 7 7 
LATITUDE 45 10 
LONGITUDE 67 18 
ST CROIX RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 71 
SISSON 44 34 41 
LATITUDE 47 16 
LONGITUDE 67 15 
SISSON LAKE 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 6 
TOBIQUE 23 18 21 
LATITUDE 46 46 
LONGITUDE 67537) 
TOBIQUE RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 80 
ST GEORGE PULP & PAPER CO LTD 
ST GEORGE 16 14 15 
LATITUDE 45 07 
LONGITUDE 66 50 
MAGAGUADAVIC RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 33 
QUEBEC 
BELLETERRE COMM HYDRO ELECT 
WINNEWAY 18 16 18 
LATITUDE 47 35 
LONGITUDE 78 33 
RIVIERE WINNEWAY 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 5) 
CENTRALE S P C INC 
CHICOUTIMI 84 82 83 
LATITUDE 48 25 
LONGITUDE 71°04 
RIVIERE CHICOUTIMI 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 34 
COATICOOK VILLE DE 
COATICOOK 42 41 42 
LATITUDE 45 08 
LONGITUDE 71 «+48 
RIVIERE COATICOOK 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 3) 


HYDRO 
MAIN TURBINES MAIN GENERATORS 
TURBINES PRINCIPALES GENERATEORS PRINCIPAOX 
YEAR AND YEAR AND 
MANUFACTURER RUNNER RPM HEAD CAPACITY MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET TURBINE T/MN CHUTE CAPACITE ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS PABRICANTS 
M KW KW 
1920 WH RF 150 8 806 1920 CGE 600 700 
1920 WH RF 150 8 806 1920 CGE 600 700 
1920 WH RF 150 8 806 1920 CGE 600 700 
1911 SMS RF 257 8 373 1947 CGE 600 250 
1962 AC RPF 300 8 349 1962 CGE 600 300 
1968 AC RPF 300 8 448 1968 ASEA 6600 490 
1969 DEW RPF PRS | 8 625 1969 WEST 6900 600 
316510 
1965 CAC RF 257 41 9 7325 1965 CWES 6900 10 090 
10 000 
1953 SMS RPK 225 23 10 071 1953 CGE 6900 10 000 
1953 SMS RPK 225 23 10 071 1953 CGE 6900 10 000 
20 000 
846 950 
1902 BOVG RF 514 16 5 9i7 1950 EE 600 700 
1949 CBAR RF 514 16 597 1950 EE 600 700 
1902 BOVG RF 250 16 1 865 1978 S 6900 1 500 
1902 BOVG RF 250 16 1865 1978 S 6900 1 500 
4 400 
4 490 
NEW BRUNSWICK --.TOTAL - NOUVEAU-BRUNSWICK 901 030 
1938 CAC RF 257 16 1 044 1938 EE 2300 1 169 
1942 CAC RF 257 16 1 044 1942 EE 2300 1 169 
23338 
2 338 
1956 SMS RF 257 83 3 332 1953 SE 13800 32 000 
32 C00 
32 000 
1927 WH RF 900 44 895 1927 BE 2400 720 
1927 WH RF 900 41 895 1927 EE 2400 720 
1 440 


HYDRO 


OPERATING HEADS 


HAUTEUR DE CHUTE 


CONSOLIDATED - BATHURST INC 


GRAND BAIE#1 


48 16 
70 51 


LATITUDE 
LONGITUDE 
RIVIERE HA HA 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


GRAND BAIE#2 


48 16 
70 52 


LATITUDE 
LONGITUDE 
RIVIERE HA HA 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


DOMINION TEXTILE INC 


MAGOG 
LATITUDE 45 17 
LONGITUDE 72 06 


LAC MEMPHREMAGOG 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


NORM 


NORM 


AL 


ALE 


MAXIMUM MINIMUM 

MAXIMUM MINIMUM 

cece c eee cee Mes cece ccccces 
30 30 


23 23 


E B EDDY FOREST PRODUCTS LTD 


CHAUDIERE FALLS 


LATITUDE 
LONGITUDE 
OTTAWA RIVER 


45 25 
75 43 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


ERCO INDUSTRIES LTD 


BUCKINGHAM 
LATITUDE 45 35 
LONGITUDE Sy 3S) 


RIVIERE DU LIEVRE 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


12 10 


11 10 


FORESTIERS BELLERIVE-KA'N*'ENDA INC 


MONT LAURIER 


LATITUDE 46 34 
LONGITUDE 75 30 
RIVIERE DU LIEVRE 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


HART JAUNE POWER CO 
FIFTY FOOT FALLS 
LATITUDE 51 49 


LONGITUDE 67 48 
PETITE MANICOUAGAN L 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


7 4 


40 Syt/ 


30 


743} 


7 


11 


10 


40 


25 


566 


113 


85 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCI PALES 


YEAR AND 
MANUFACTURER RUNNER RPM HEAD 
ANNEE ET TURBINE T/MN CHUTE 
FABRICANTS 

M 
1917 SMS RF 450 30 
1918 SMS RF 400 23 
1920 WH RF 133 8 
1920 WH RF 133 8 
1955 CAC RF 164 12 
1955 CAC RF 164 eZ 
1955 CAC RP 164 12 
1914 SMS RF 165 9 
1915 Sus RF 165 9 
1920 SMS RF 165 9 
1928 SMS RF 165 9 
1936 CAC RP 225 9 
1937 LEIT RF 100 Ui 
1951 DB RF 180 a 
1951 DB RF 180 7 
1960 EEC RF 200 BH 
1960 EEC RF 200 37 
1960 EEC RF 200 37 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


1 194 


p22 


ua) 
uo Was 


4 103 
4 103 
4 103 


492 
492 
492 
492 
865 


a 


485 


Wd) 


16 412 
16 412 
16 412 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET. VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
TSE WEST 2200 828 
828 
1918 CGE 2200 460 
460 
1 288 
1920 CGE 2400 1 000 
1920 CGE 2400 1 000 
2 000 
2 000 
1913 SGE 2300 4 000 
1913 SGE 2300 4 000 
US SGE 2300 3 750 
te 75.0 
TIS TS0 
1914 CGE 125 137s 
1915 CGE 2300 1 440 
1920 CGE 2300 1 440 
1928 CGE 2300 1 440 
1939 CGE 2300 1 836 
ESS 1 
7 531 
1937 GE 2400 560 
1951 GE 2400 900 
1951 GE 2400 900 
2 360 
2 360 
1960 CWES 13800 16 150 
1960 CWES 13800 16 150 
1960 CWES 13800 16 150 
48 450 


48 450 


HYDRO 


OPERATING HEADS 


HAUTEUR DE CHUTE 


MAXIMUM MINIMOM NORMAL 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE 
er cccccc cc eMec cece ccccccs 
HYDRO QUEBEC 
ANSE ST JEAN 23 12 20 
LATITUDE 48 12 
LONGITUDE 70 17 
RIVIERE ST-JEAN 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 14 
BEAUHARNOTS 25 23 24 
LATITUDE Moy Si) 
LONGITUDE q3.55 
FLEUVE ST-LAURENT 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 6 484 
BEAUMONT 40 38 39 
LATITUDE 45 32 
LONGITUDE 72 49 
RIVIERE ST-MAURICE 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 487 
BERSIMIS #1 265 264 264 
LATITUDE 47 18 
LONGITUDE 69 33 
RIVIERE BERSIMIS 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 335 
BERSIMIS #2 116 114 116 
LATITUDE 49 11 
LONGITUDE 69 13 
RIVIERE BERSIMIS 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 405 
BRYSON 19 17 18 
LATITUDE 45 40 
LONGITUDE 76 38 
RIVIERE OUTAOUAIS 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 417 


=*330— 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM 
ANNEE ET TURBINE T/MN 
FABRICANTS 

1957 GGG RF 514 
1932 DEW RF 5 
1932 DEW RF ths) 
1932 DEW RF 75 
Uae: DEW RF 75 
1934 DEW RF 75 
1935 DEW RF 75 
1935 DEW RF 75 
1939 DEW RF 75 
1941 DEW RF 75 
1941 DEW RF HS 
1948 DEW RF 75 
1950 DEW RF 75 
1950 CAC RF 75 
1951 DEW RF 715 
1951 CAC RF TS 
1951 CAC RF 75 
1952 CAC RF 05) 
1952 DEW RF iS 
1953 CAC RF LS 
1953 DEW RF 75 
1953 CAC RF US 
1959 EE RPF 95 
1959 EE RPF 95 
1959 EE RPF 95 
1959 EE RPF 95 
1959 EE RPF 95 
1960 EE RPF 95 
1960 EE RPF G5) 
1960 EE RPF 95 
1961 EE RPF 95 
1961 EE RPF 95 
1981 DEW RF 15 
1982 DEW RF 75 
1958 Cac RF 120 
1958 CAC RF 120 
1958 CAC RF 120 
1958 CAC RF 120 
1959 CAC RF 120 
1959 CAC RF 120 
1956 EE RF 277 
1956 EE RF 277 
1957 NEYC RF PAU) 
1957 EE RF 277 
1957 EE RF 277 
1958 NEYC RF 277 
1958 NEYC RF 277 
1959: NEYC RF 277 
1959 DEW RF 164 
1959 DEW RF 164 
1959 DEW RF 164 
1960 DEW RF 164 
1960 DEW RF 164 
1925 AEI RF 120 
1929 MSI RF 120 
1981 DEW RPF 120 


HEAD 


CHUTE 


20 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


ue) 
25 


172 
588 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
PABRICANTS 
KW 
1957 EE 2400 400 
400 
okey CGE 13200 S79 300 
1932 CGE 13200 3'7 30:0 
19 32 CGE 13800 40 000 
1932 CGE 13800 40 000 
1934 OERL 13800 40 000 
1935 CGE 13800 40 990 
1935 CGE 13800 40 000 
19 39 CGE 13200 37 300 
1941 SGE 13200 37 300 
1941 CGE 13200 37 300 
1948 CGE 13200 37 300 
1950 CWES 13800 40 000 
1950 CGE 13800 41 120 
1951 CWES 13800 40 000 
WE CGE 13800 41 120 
1st CGE 13800 41 120 
1952 CGE 13800 40 000 
1952 CGE 13800 4O 000 
1953 CGE 13800 40 000 
1953 CGE 13800 40 000 
1953 CWES 13800 40 000 
AD5Sg CWES 13800 55 250 
1959 CWES 13800 55 250 
1959 CWES 13800 515792510: 
1959 CWES 13800 Se) BEY) 
1959 cWES 13800 55 250 
1960 CWES 13800 5 10 
1960 CWES 13800 5525.0 
1960 CWES 13800 BS) AE NY) 
1961 CWES 13800 55 250 
1961 CWES 13800 Sey Hej) 
1981 S 13800 46 750 
1982 GE 13800 46 750 
1 473 160 
1958 CGE 13800 40 500 
1958 CGE 13800 40 500 
1958 CGE 13800 40 500 
1958 CGE 13800 40 500 
1959 CGE 13800 40 500 
1959 CGE 13800 40 500 
243 000 
1956 MVIC 13800 114 000 
1956 MVIC 13800 114 000 
1957 CGE 13800 114 000 
1957 MVIC 13800 114 000 
1957 MVIC 13800 114 000 
1958 CGE 13800 114 090 
1958 CGE 13800 114 000 
1959 CGE 13800 114 000 
912 000 
1959 CGE 13800 131 000 
1959 CGE 13800 131 000 
1959 CGE 13800 131 000 
1960 CGE 13800 131 000 
1960 CGE 13800 131 000 
655 000 
1925 CWES 6600 18 000 
1929 CWES 6600 18 000 
1981 S 6600 25 000 
61 000 


HYDRO 
OPERATING HEADS 
HAUTEUR DE CHUTE 
MAXIMUM MINIMUM NORMAL 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE 
cece cee cee Meee cee cee ceee 
CARILLON 20 17 19 
LATITUDE 45 34 
LONGITUDE 74 23 


RIVIERE OUTAOUAIS 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - Za 


CHATS FALLS 16 15 15 


LATITUDE 45 29 
LONGITUDE 76 14 
RIVIERE OUTAOUAIS 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 1 360 


CHELSEA 30 29 30 


LATITUDE G5034 
LONGITUDE 75 47 
RIVIERE GATINEAU 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 400 


CHUTE BELL 16 16 16 


45 46 
TH 414 


LATITUDE 
LONGITUDE 
RIVIERE ROUGE 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 103 


CHUTE BURKOUGHS 54 53) 54 


LATITUDE 
LONGITUDE 
RIVIERE NIGER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 9 


45 09 
T2504 


CHUTE GARNEAU 10 9 10 


LATITUDE 48 23 
LONGITUDE Tt 02 
RIVIERE CHICOUTIMI 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 39 


CHUTE HEMMINGS 17 16 16 


LATITUDE 85, 52 
LONGITUDE W225 
RIVIERE ST-FRANCOIS 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 209 


CORBEAU 3 5 


LATITUDE 46 19 
LONGITUDE Thy ey) 
RIVIERE GATINEAU 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 301 


DRUMMONDVILLE 10 1) 9 


LATITUDE 45 53 
LONGITUDE T2529 
RIVIERE ST-FRANCOIS 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 210 


Sry = 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM 

ANNEE ET TURBINE T/MN 
FABRICANTS 

1962 DEW RPK 97 
1962 DEW RPK 97 
1962 DEW RPK 97, 
1962 DEW RPK 97 
1963 DEW RPK 97 
1963 DEW RPK Si, 
1963 DEW RPK 97 
1963 DEW RPK 97 
1963 DEW RPK ely 
1963 DEW RPK 97 
1964 DEW RPK 97 
1964 DEW RPK 97, 
1964 DEW RPK 97 
1964 DEW RPK 97 
193i DEW RPF 120 
Assi DEW RPF 120 
1931 DEW RPF 120 
1931 DEW RPF 120 
17 DEW RF 100 
1927 DEW RF 100 
1927 DEW RP 100 
1929 DEW RF 100 
1939 DEW RF 100 
19395 AC RF Zl 
1915 AC RF 277 
1920 AC RF PAIN) 
O29) MSI RF 600 
1925 WYSS RPF 180 
A925 DEW RF 150 
19.25, DEW RF 150 
1929, DEW RF 150 
1925 DEW RF 150 
1925 DEW RF 150 
IZ5 DEW RF 150 
1926 MVIC RPF 150 
1926 MVIC RPF 150 
1910 BOVG RF 100 
1910 BOVG RF 100 
1925 DEW RPF 138 
1925 DEW RPF 138 


HEAD 


CHUTE 


16 
16 


5S 


10 


onna 


CAPACITY 


CAPACITE 


= 


. a a ae a a 


FENN 


790 
790 
790 


492 


574 


932 
932 


387 
387 
476 
476 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAOUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1962 CGE 13800 46 750 
1962 CGE 13800 46 750 
1962 CGE 13800 46 750 
1962 CGE 13800 46 750 
1963 CGE 13800 46 750 
1963 CGE 13800 46 750 
1963 CGE 13800 46 750 
1963 CGE 13800 46 750 
1963 CGE 13800 46 750 
1963 CGE 13800 46 750 
1964 CGE 13800 46 750 
1964 CGE 13800 46 750 
1964 CGE 13800 46 750 
1964 CGE 13800 46 750 
654 500 
1931 CWES 13800 PAIS HANS) 
1931 CWES 13800 DHPR SV Le, 
1931 CWES 13800 22325 
L3H CWES 13800 22,325 
89 300 
1927 CWES 6600 28 800 
1927 CWES 6600 28 800 
1927 CWES 6600 28 890 
1 IZ9) CWES 6600 28 800 
1939 CWES 6600 28 800 
144 000 
19115 CGE 2300 1 600 
1915 CGE 2300 600 
1920 CGE 2300 1 600 
4 800 
1929 CGE 4000 1 600 
1 600 
gio) CWES 12509 2 240 
Py PENG 
925 CGE 6000 4 800 
1925 CGE 6000 4 800 
1925 CGE 6600 4 800 
1925 CGE 6600 4 800 
T325 CGE 6600 4 800 
ngi2'5) CGE 6600 4 890 
28 800 
1926 EM 2400 1 000 
1926 EM 2400 7 (0010 
2 000 
1910 CWES 4000 2 SYN) 
1910 CWES 4000 2 500 
1925 CWES 4000 4 800 
1925 CWES 4000 4 800 


HYDRO 
OPERATING HEADS 
HAUTEUR DE CHUTE 
MAXIMUM MINIMUM NORMAL 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE 
#6100 6) o/c.ce ce eiMeisle. e010 o1cje sieiet 
GRAND-MERE 25 24 25 
LATITUDE 45 37 
LONGITUDE 72 41 
RIVIERE ST-MAURICE 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 712 
HULL #2 11 10 10 
LATITUDE 45 43 
LONGITUDE 715: 21 
RIVIERE OUTAOUAIS 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 250 
LG 2 141 139 140 
LATITUDE 53 47 
LONGITUDE diecs 
LA GRANDE RIVIERE 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 2 243 
LG 3 77 76 aft 
LATITUDE 53 44 
LONGITUDE 75 59 
RIVIERE LA GRANDE 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 893 
LA GABELLE 18 17 18 
LATITUDE 46 27 
LONGITUDE 72 44 
RIVIERE ST-MAURICE 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 794 
LA TUQUE 35 34 35 
LATITUDE 47 27 
LONGITUDE 72 48 
RIVIERE ST-MAURICE 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 548 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM 

ANNEE ET TURBINE T/MN 
FABRICANTS 

1915 IPM RF 120 
1915 IPM RF 120 
1915 IPM RF 120 
1916 IPM RF 120 
1916 IPM RF 120 
1916 IPM RF 120 
1921 IPM RF 120 
1922 IPM RF 120 
1930 DEW RF Wile 
1920 BOVG RF 120 
1920 JMV RF 120 
1923 JMV RF 120 
1969 AC RPK 100 
1979 DEW RF 133 
1979 MIL RF 133 
1979 DEW RF 133 
1979 MIL RF 133 
1980 DEW RF 133 
1980 MIL RF 133 
1980 DEW RF 133 
1980 MIL RF 133 
1980 DEW RF 133 
1980 MIL RF 133 
1980 DEW RF 133 
1981 MIL RF 133 
1981 DEW RF 133 
1981 MIL RF 133 
1981 DEW RF nests) 
1981 MIL RF (Ss) 
1982 DEW RF 112 
1982 DEW RF 112 
1982 DEW RF al 
1983 DEW RF 112 
1983 DEW RF 112 
1983 DEW RF 112 
1983 DEW RF a2 
1983 DEW RF 112 
1983 DEW RF 112 
1983 DEW RF a2 
1970 DEW RPF 120 
fo7al DEW RPF 120 
1972 DEW RPF 120 
1973 DEW RPF 120 
1975 DEW RPF 120 
1940 DEW RF aM 
1940 DEW RF 112 
1940 DEW RF 112 
1940 DEW RF nn 
1943 DEW RF v2 
1955 DEW RE, 112 


HEAD 


CHUTE 


CAPACITY 


CAPACITE 


412 


595 
595) 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEORS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUPACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
TS) CWES 6600 ish Cire) 
At CWES 6600 18 000 
1915 CWES 6600 ES EE25 
1916 CWES 6600 15 725 
1916 CWES 6600 1547425 
1916 CWES 6600 TSP i25 
1921 CWES 6600 D2) 
1922 CWES 6600 iis) Yes) 
1930 CWES 6600 20 000 
148 075 
1920 MAW 2300 5 76:0 
1920 MAW 2300 5 76.0 
1923 MAW 2300 57760 
1969 CGE 6900 10 000 
27 280 
ATS CGE 13800 333 000 
1979 ASM 13800 333 000 
1979 CGE 13800 333 000 
hs) ASM 13800 333 000 
1980 CGE 13800 333 000 
1980 ASM 13800 333 000 
1980 CGE 13800 333 000 
1980 ASM 13800 333 000 
1980 CGE 13800 333 000 
1980 ASM 13800 333 000 
1980 CGE 13800 333 00/0 
1981 ASM 13800 333 000 
1981 CGE 13800 333 000 
1981 ASM 13800 333 000 
1981 CGE 13800 333 000 
1981 ASM 13800 333 000 
5 328) 01010 
1982 MIL 13800 192 000 
1982 MIL 13800 192 000 
1982 MIL 13800 192 000 
1983 MIL 13800 192 000 
1983 MIL 13800 192 000 
1983 MIL 13800 19:2 009 
1983 MIL 13800 192 000 
1983 MIL 13800 192 000 
1983 MIL 13800 192 000 
1983 MIL 13800 192 000 
TF 9Z 08 0:00 
1970 €WES 6600 2 360 
UST CWES 6600 Pog p Afe2) 
1972 CWES 6600 27 360 
USAT) CWES 6600 il siiei0) 
SS) CWES 6600 ZEN 75 
136 580 
1940 CGE 11000 36 000 
1940 CGE 11000 36 000 
1940 cGE 11000 36 000 
1940 CGE 11000 36 000 
1943 CGE 11000 36 090 
1955 CGE 11000 36 000 


HYDRO 
OPERATING HEADS 
HAUTEUR DE CHUTE 
MAXIMUM MINIMUM NORMAL 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE 
cece eee cee Mew cece ee ceeee 
LES CEDRES 13 12 12 
LATITUDE 45 18 
LONGITUDE 74 02 
FLEUVE ST-LAURENT 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - e398 
MAGPIE 9 6 8 
LATITUDE 50019 
LONGITUDE 64 27 
RIVIERE MAGPIE 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 186 
MANIC #1 38 36 She 
LATITUDE 49 11 
LONGITUDE 68 20 
RIVIERE MANICOUAGAN 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 122 
MANIC #2 72 71 aA 
LATITUDE 49 20 
LONGITUDE 68 26 
RIVIERE MANICOUAGAN 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 1 081 
MANIC #3 96 94 95 
LATITUDE 49 44 
LONGITUDE 68 36 
RIVIERE MANICOUAGAN 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 760 
MANIC #5 152 150 151 
LATITUDE 50 39 
LONGITUDE 68 44 
RIVIERE MANICOUAGAN 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 613 
MITIS #1 39 37 37 
LATITUDE 48° 36 
LONGITUDE 68 08 


RIVIERE MITIS 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 31 


an. = 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCI PALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM 
ANNEE ET TURBINE T/MN 
PABRICANTS 

1914 IPM RF 56 
1914 IPM RF 56 
1914 IPM RF 56 
1914 IPM RF 56 
1914 WSM RF 54 
1914 WSM RF 54 
1914 WSM RF 54 
1914 IPM RF 56 
1914 IPM RF 56 
1916 IPM RP 56 
1918 IPM RF 56 
1918 IPM RF 56 
1922 DEW RF 56 
1922 DEW RF 56 
1923 DEW RF 56 
1924 DEW RF 56 
1924 DEW RP 56 
1924 DEW RF 56 
1961 LEFF RF 144 
1961 LEFP RF 144 
1966 CAC RF 100 
1966 CAC RP 100 
1967 CAC RF 100 
1965 DEW RF 120 
1965 DEW RF 120 
1965 DEW RF 120 
1965 DEW RF 120 
1965 DEW RF 120 
1966 DEW RF 120 
1966 DEW RF 120 
1967 DEW RF 120 
1975 DEW RF 129 
1976 DEW RF 129 
1976 DEW RF 129 
1976 DEW RF 129 
1976 DEW RF 129 
1976 DEW RF 129 
1970 MIL RF 180 
1970 MIL RF 180 
1970 MIL RF 180 
1970 MIL RF 180 
1970 MIL RF 180 
1971 MIL RF 180 
1971 MIL RF 180 
1971 MIL RF 180 
1922 MSI RF 400 
1929 MSI RF 327 


HEAD 


CHUTE 


wow 


37 
37 
Si, 


37 
37 


CAPACITY 


CAPACITE 


aw 
= 


OWWWWWUWWUWUOUWOWONOWUWOWWUW 


59 
59 
59) 


126 
126 
126 
126 
126 
126 
126 
126 


Ue) 
99) 
199 
199 
199 
199 


164 


164 
164 


119 
119 


680 
680 
680 


760 
401 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1914 CGE 6600 9 000 
1914 CGE 6600 9 000 
1914 CGE 6600 9 000 
1914 CGE 6600 9 000 
1914 CGE 6600 9 000 
1914 CGE 6600 9 090 
1914 CGE 6600 9 000 
1914 CGE 6600 9 000 
1914 CGE 6600 9 000 
1916 CGE 6600 9 000 
1918 CGE 6600 9 000 
1918 CGE 6600 9 000 
1922 CGE 6600 9 000 
19:22 CGE 6600 9 000 
1923 CGE 6600 9 000 
1924 CGE 6600 9 000 
1924 CGE 6600 9 000 
1924 CGE 6600 9 000 
162 000 
1961 CGE 600 900 
1961 CGE 600 900 
1 800 
1966 NEYC 13800 61 470 
1966 NEYC 13800 61 470 
1967 NEYC 13800 61 470 
184 410 
1965 CGE 13800 126 900 
1965 CGE 13800 126 900 
1965 CGE 13800 126 900 
1965 CGE 13800 126 900 
1965 CGE 13800 126 900 
1966 CGE 13800 126 900 
1966 CGE 13800 126 900 
1967 CGE 13800 126 900 
1 015 200 
BOTS MIL 13800 197 200 
1976 MIL 13800 197 200 
1976 MIL 13800 197 200 
1976 MIL 13800 197 200 
1976 MIL 13800 197 200 
1976 MIL 13800 197 200 
1 183 200 
1970 MIL 13800 161 500 
1970 MIL 13800 161 500 
1970 MIL 13800 161 500 
1970 MIL 13800 161 500 
1970 MIL 13800 161 500 
1971 MIL 13800 161 500 
1971 MIL 13800 161 500 
1971 MIL 13800 161 500 
1 292 000 
1922 CWES 4000 2 400 
1929 CWES 4160 4 000 
6 400 


HAUTEUR DE CHUTE 


HEADS 


MINIMOM 


MINIMUM 


NORMAL 


NORMALE 


eee cc ccc ce eMecc ccc cccccce 


HYDRO 
OPERATING 
MAXIMUM 
MAXIMUM 
MITIS #2 24 
LATITUDE 48 37 
LONGITUDE 68 09 


RIVIERE MITIS 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


OUTARDES # 2 84 
LATITUDE 49 08 
LONGITUDE 68 23 


RIVIERE OUTARDES 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


OUTARDES #3 146 
LATITUDE 49 33 
LONGITUDE 68 44 


RIVIERE-AUX-OUTARDES 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


OUTARDES #4 123 
LATITUDE 49 42 
LONGITUDE 68 56 


RIVIERE-AUX-OUTARDES 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


PAUGAN 42 
LATITUDE 45 49 
LONGITUDE 75 56 


RIVIERE GATINEAU 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


PONT ARNAULT 18 
LATITUDE 71 «+08 
LONGITUDE 48 25 


RIVIERE CHICOUTI MI 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


PREMIERE CHUTE 23 
LATITUDE 47 36 
LONGITUDE TZ 


RIVIERE OUTAOUAIS 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


RAPIDE #2 21 
LATITUDE 48 56 
LONGITUDE 78 35 


RIVIERE OUTAOUAIS 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 
RAPIDE #7 Zo 
LATITUDE 47 46 

LONGITUDE 78 19 


RIVIERE OUTAOUAIS 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


22 


MOYEN 


82 


MOYEN 


144 


MOYEN 


121 


MOYEN 


40 


MOYEN 


17 


MOYEN 


22 


MOYEN 


15 


MOYEN 


20 


MOYEN 


23 


38 


83 


483 


145 


122 


436 


41 


393 


a 


39 


22 


362 


20 


217 


20 


201 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM 

ANNEE ET TURBINE T/MN 
FABRICANTS 

1947 MSI RF 200 
1978 MIL RF 129 
1978 MIL RF 129 
1978 MIL RF 129 
1969 DEW RF 164 
1969 DEW RF 164 
1969 DEW RF 164 
1969 DEW RF 164 
1969 NEYC RF 164 
1969 NEYC RP 164 
1969 NEYC RF 164 
1969 NEYC RF 164 
1928 DEW RF 128 
1928 DEW RF 128 
1928 DEW RF 128 
1928 DEW RF 128 
1928 DEW RF 128 
1931 DEW RF 128 
1956 DEW RF 128 
1983 DEW RF 128 
1912 SMS RF 277 
1917 SMS RF Zul 
1917 Sms RF 277 
1968 DEW RF 90 
1969 DEW RF 90 
1969 DEW RF 90 
1975 DEW RF 90 
1954 DEW RF 120 
1954 DEW RF 120 
1956 DEW RF 120 
1964 DEW RF 120 
1941 DEW RF 112 
1941 DEW RF Wiz 
1941 DEW RF 112 
1949 DEW RF 112 


HEAD 


CHUTE 


23 


82 
82 


144 


121 
121 


17 
17 


22 
22 
22 
22 


20 
20 
20 
20 


on 
21 
21 
21 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


4 


154 
154 
154 


192 
192 
192 
192 


161 
161 
161 
161 


= 


31 
31 


476 


422 
422 
422 


364 
364 
364 
364 
364 
364 
062 
078 


865 
865 
865 


630 
630 
630 
630 


936 
936 
936 
936 


936 
936 
936 
936 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1947 CWES 4160 4 250 
4 250 
1978 MIL 13800 151 300 
1978 MIL 13800 151 300 
1978 MIL 13800 151 300 
453 900 
1969 CGE 13800 189 050 
1969 CGE 13800 189 050 
1969 CGE 13800 18:9: 050 
1969 CGE 13800 189 050 
756 200 
1969 CGE 13800 158 000 
1969 CGE 13800 158 000 
1969 CGE 13800 158 000 
1969 CGE 13800 158 000 
632 000 
1928 CWES 6600 24 225 
1928 CWES 6600 24 225 
1928 CWES 6600 24 225 
1928 CWES 6600 24 225 
1928 CWES 6600 24 225 
1931 CWES 6600 24 225 
1956 CGE 6600 32 400 
1983 CWES 6600 31 100 
208 850 
1912 CWES 2200 1 700 
es CWES 2200 875 
1917 CWES 2200 1 875 
5 450 
1968 CWES 13800 31 050 
1969 CWES 13800 31 050 
1969 CWES 13800 31 050 
1975 CWES 13800 31 050 
124 200 
1954 CWES 6900 12 000 
1954 CWES 6900 12 000 
1956 CGE 6900 12 000 
1964 CGE 6900 12 000 
48 000 
1941 CWES 13800 14 250 
1941 CWES 13800 14 250 
1941 CWES 13800 14 250 
1949 CWES 13800 14 250 
57 000 


HYDRO 
OPERATING HEADS 
HAUTEUOR DE CHUTE 
MAXIMUM MINIMUM NORMAL 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE 
eee ee cee Meee cee cee eees 
RAPIDE BLANC 36 32 33 
LATITUDE 47 48 
LONGITUDE 7259 
BIVIERE ST-MAURICE 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 357 
RAPIDE DES ILES 27 26 27 
LATITUDE 47 35 
LONGITUDE Ton 
RIVIERE OUTAOUAIS 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 381 
RAPIDE FARMERS 20 20 20 
LATITUDE 45 30 
LONGITUDE 75 47 
RIVIERE GATINEAU 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 399 
RAPIDE-DES-QUINZE 21 26 26 
LATITUDE 47 35 
LONGITUDE 79 18 
RIVIERE OUTAOUAIS 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 347 
RAWDON 16 13 16 
LATITUDE 46 03 
LONGITUDE 73 44 
RIVIERE OUAREAU 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 23 
RIVIERE DES PRAIRIES 8 rT, 8 
LATITUDE 45 35 
LONGITUDE Uy ay 
RIVIERE DES PRAIRIES 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - v YE 
SEPT CHUTES 124 123 124 
LATITUDE 47 07 
LONGITUDE 70 50 
RIV STE-ANNE DU N. 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 30 
SHAWINIGAN #2 44 42 44 
LATITUDE 46 32 
LONGITUDE 72 46 
RIVIERE ST-MAURICE 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 574 
SHAWINIGAN #3 44 42 44 
LATITUDE 46 32 
LONGITUDE 72 46 
RIVIERE ST-MAURICE 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 220 


= 381 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCI PALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM 

ANNEE ET TURBINE T/MN 
FABRICANTS 

1934 IPM RF 109 
1934 IPM RF 109 
1934 IPM RF 109 
1934 IPM RF 109 
1943 IPM RF 109 
1955 DEW RF 109 
1966 DEW RF 95 
1967 DEW RF 95 
1967 DEW RF 95 
1973 DEW RF 95 
1927. DEW RF 90 
1927. DEW RF 90 
1927 DEW RF 90 
1929 DEW RF 90 
1947 DEW RF 90 
1923 DEW RF 187 
1923. DEW RF 187 
1928 DEW RF 167 
1928 DEW RF 167 
1951 CAC RF 107 
1955 CAC RF 106 
1928 DEW RPF 300 
1929 DEW RP 86 
1929 DEW RP 86 
1929 CAC RP 86 
1929 CAC RP 86 
1930 DEW RP 86 
1930 Cac RP 86 
1916 AC RF 630 
1916 AC RF 630 
1916 AC RF 630 
1916 AC RF 630 
1911 IPM RF 225 
1911 IPM RF 225 
1913. IPM RF 225 
1914 IPM RF 225 
1914 IPM RF 225 
1922 IPM RF 138 
1928 IPM RF 138 
1929 «IPM RF 138 
1949 =DEW RF 120 
1949 DEW RF 120 
1983 DEW RF 120 


HEAD 


CHUTE 


£5) 
33 
33 
33 
33 
34 


26 
26 
26 
26 


20 
20 
20 
20 
20 


27 
751) 
27 
27 
27 
27 


14 


anmnnowonwmo 


125 
125 


44 


44 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


29 
29 
29 
29 
29 
33 


37 
37 
37 
37 


17 
17 
17 
i 
17 


Aannan 


NN 


DNHNDOONA 


Ferre 


48 


58 


300 
300 


716 


490 


934 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1934 CWES 11000 30 600 
1934 CWES 11000 30 600 
1934 CWES 11000 30 600 
1934 CWES 11000 30 600 
1943 CWES 11000 30 600 
1955 ASEA 11000 30 600 
183 600 
1966 CWES 13800 36 630 
1967 CWES 13800 36 630 
1967 CWES 13800 36 630 
1973 CWES 13800 36 630 
146 520 
1927 CGE 6600 UShai2'5 
1927 CGE 6600 20 000 
1927 CGE 6600 20 000 
1929 CGE 6600 20 000 
1947 CGE 6600 Ue 
98 250 
1923 ASEA 11000 8 000 
1923 ASEA 11000 8 000 
1928 ASEA 11000 10 800 
1928 ASFA 11000 10 800 
1951 CGE 11000 26 000 
1955 CGE 13200 26 000 
89 600 
1928 ASEA 6600 1 720 
W720 
1929 CGE 12000 7 500 
1929 CGE 12000 7 500 
1929 CGE 12000 7 500 
1929 CGE 12000 7 500 
19 30 CGE 12000 VU Si00) 
1930 CGE 12000 7 500 
45 000 
1916 CGE 6600 4 680 
1916 CGE 6600 4 680 
1916 CGE 6600 4 630 
1916 CGE 6600 4 680 
18 720 
1911 CWES 6600 14 000 
1911 CWES 6600 14 000 
1913 CWES 6600 15 000 
1914 CWES 6600 15 000 
1914 CWES 6600 15 000 
1922 CGE 11000 30 000 
1928 CGE 11000 30 000 
1929 CGE 11000 30 000 
163 000 
1949 CGE 13800 50 000 
1949 CGE 13800 50 000 
1983 CGE 13800 57 300 
157 300 


HAUTEUR DE CHUTE 


HEADS 


MINIMON 


MINIMUMS 


NORMAL 


NORMALE 


cece ccc eee Mecw eee cocceee 


HYDRO 
OPERATING 
MAXIMUM 
MAXIMUM 
SHERBROOKE 17 
LATITUDE 45 24 


LONGITUDE 72 «54 
RIVIERE MAGOG 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 
ST ALBAN 22 
LATITUDE 46 42 


LONGITUDE 72 05 
RIVIERE STE-ANNE 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 
ST NARCISSE 48 
LATITUDE 46 33 


LONGITUDE VEX PES 
RIVIERE BATISCAN 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 
ST RAPHAEL UE! 
LATITUDE 46 48 

LONGITUDE 70 45 

RIVIERE DU SUD 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 
TRENCHE 49 
LATITUDE 45 45 

LONGITUDE A295 52 


RIVIERE ST-MAURICE 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


HYDRO-SHERBROOKE 


DRUMMOND 4 
LATITUDE 45 24 
LONGITUDE TU Ss) 


RIVIERE MAGOG 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 
EUSTIS 14 
LATITUDE 45 18 


LONGITUDE 74,53 
RIVIERE COATICOOK 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 
FRONTENAC aS 
LATITUDE 45 24 


LONGITUDE 71 «+54 
RIVIERE MAGOG 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 
PATON 7 
LATITUDE 45 24 


LONGITUDE 71 =54 
RIVIERE MAGOG 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 
ROCK FOREST 10 
LATITUDE 45 20 


LONGITUDE 72 00 
RIVIERE MAGOG 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


16 


MOYEN 


19 


MOYEN 


47 


MOYEN 


67 


MOYEN 


48 


MOYEN 


MOYEN 


12 


MOYEN 


12 


MOYEN 


MOYEN 


MOYEN 


17 


29 


21 


62 


44 


107 


68 


10 


48 


437 


18 


13 


12 


18 


18 


10 


18 


==399— 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM 

ANNEE ET TURBINE T/MN 
FABRICANTS 

1910 JM RF 360 
1910 OM RF 360 
1910 JM RF 360 
1927 MVIC RPF 360 
1926 DEW RF 187 
1926 DEW SORE: 187 
1921 BOVG RF 600 
1921 BOVG RF 600 
1921 BOVG RF 600 
1950 DEW RF 129 
1950 DEW RF 129 
1951 DEW RF 129 
1951 DEW RF 129 
1982 DEW RF 129 
1983 DEW RF 129 
1928 DEW RPF 120 
1928 MSI RPF 105 
1930 SMS RF 450 
1917 BOVG RF 300 
1917 BOVG RF 300 
1926 DEW RPF 180 
1926 DEW RPF 180 
1911 SMS RF 180 
1911 SMS RF 180 


HEAD 


CHOTE 


20 


45 
45 


12 


12 


s~N 


ww 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


= 


1 
1 


994 
994 
994 


984 


281 
281 


wae) 
9 
119 


746 
298 


354 


082 
082 


821 
821 


ak) 
119 


HYDRO 


MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1910 GE 2300 1D 
1910 S 2300 752 
1910 GE 2300 752 
2 256 
1927 CGE 2000 3 000 
3 000 
1926 CWES 6600 7 500 
1926 CWES 6600 7 500 
15 000 
1921 CWES 2300 850 
1921 CWES 2300 850 
1921 CWES 2300 850 
25550 
1950 CGE 13800 47 700 
1950 CGE 13800 47 700 
1951 CGE 13800 47 700 
1951 CGE 13800 47 700 
1982 CGE 13800 50 000 
1983 CGE 13800 50 000 
299 800 
19 414 511 
1928 CGE 2300 580 
1928 CGE 2300 300 
8380 
1930 CGE 2300 240 
240 
1917 CGE 2400 800 
1917 CGE 2400 800 
T 600 
1959 CGE 2400 720 
1960 CGE 2400 720 
1 440 
tad CWRS 6600 940 
1911 CWES 6600 940 
1 880 


NORMAL 


NORMALE 


9 


HYDRO 
OPERATING HEADS 
HAUTEUR DE CHUTE 
MAXIMUM MINIMUM 
MAXIMUM MINIMUM 
ee ee ee ee 
WEEDON 10 9 
LATITUDE 45 40 
LONGITUDE 71 28 


RIVIERE ST-FRANCOIS 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


WESTBURY 10 9 
LATITUDE 45 31 
LONGITUDE Tl SH 


RIVIERE ST-FRANCOIS 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


IRON ORE CO OF CANADA 
STE MARGUERITE 38 PE 


LATITUDE 
LONGITUDE 66 40 

RIV. STE MARGUERITE 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


50 13 


JONQUIERE VILLE DE 


JONQUIERE #1 14 
LATITUDE 48 25 
LONGITUDE 71°15 


RIVIERE AUX SABLES 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


LA CIE HYDROELECT MANICOUAGAN 


MCCORMICK DAM 37 Sit 
LATITUDE 49 12 
LONGITUDE 68 20 


RIVIERE MANICOUAGAN 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


LA CIE PRICE LTEE 


ADAM CUNNINGHAM 14 iS 
LATITUDE 48 40 
LONGITUDE 71 =«+10 


LAC BROCHET 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


CHICOUTIMI 22 20 
LATITUDE 48 25 
LONGITUDE T1038 


RIVIERE CHICOUTIMI 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


CHUTE AUX GALETS 31 30 
LATITUDE 48 40 
LONGITUDE 71 «11 


RIVIERE SHIPS 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


HAW 


28 


10 


41 


30 


50 


14 


23 


37 


1 026 


14 


51 


21 


45 


31 


51 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM 
ANNEE ET TURBINE T/MN 
FABRICANTS 

1920 BOVG RF 225 
1920 BOVG RF 225 
1926 BOVG RF 225 
1928 DEW RPF 150 
1928 DEW RPF 150 
1954 CAC RF 200 
1954 CAC RF 200 
1924 WH RP 300 
1948 SMS RPK 257 
1951 Sus RF tid 2 
1952 SMS RF 112 
1957 AC RF a2 
1958 AC RF 112 
1958 AC RF Uae 
1965 AC RF 100 
1965 AC RF 100 
1953 CAC RP 180 
1923 DEW RF 129 
1921 sas RF 189 
1921 SMS RF 189 


HEAD 


CHUTE 


wow 


30 
30 


13 
14 


14 


22 


an 
31 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 
1 268 


1 268 
1 268 


2 163 
2 163 


G). QS 
899/52 


1 343 
3 006 


8 206 


6 580 
6 580 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET. VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1920 CWES 2200 1 040 
1920 CWES 2200 1 040 
1926 CGE 2400 1 040 
391120 
1928 CGE 2300 2 009 
1928 CGE 2300 2 009 
4 000 
iS) alten) 
1954 CGE 13800 8 800 
1954 CGE 13800 8 800 
17 600 
17 600 
1924 CGE 2300 e280 
1948 CGE 2300 2 812 
4 092 
4 092 
1951 G 13800 35 625 
1952 GE 13800 35 625 
1957 GE 13800 40 000 
1958 GE 13800 40 000 
1958 GE 13800 40 090 
1965 GE 13800 56 250 
1965 GE 13800 56 250 
303 750 
303 750 
1953 CGE 6900 63375 
6 375 
1923 CWES 6600 9 900 
9 900 
1921 CGE 6600 6 800 
1921 CGE 6600 6 800 
13 600 


HYDRO 
OPERATING HEADS 
HAUTEUR DE CHUTE 
MAXIMUM MINIMUM NORMAL 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE 
cree cece cee Mec cece cc cccce 
JIM GRAY 103 99 102 
LATITUDE 48 42 


LONGITUDE Tt 10 
LAC LAMOTHE 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 51 
JONQUIERE MILL 20 
LATITUDE 48 25 


LONGITUDE TiS 
RIVIERE AUX SABLES 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 23 
KENOGAMI 81 80 80 
LATITUDE 48 25 


LONGITUDE Th as 
RIVIERE AUX SABLES 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 23 
MURDOCK WILLSON 82 78 81 
LATITUDE 48 27 


LONGITUDE 70 14 
RIVIERE SHIPSHAW 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 51 


MAC LAREN QUEBEC POWER CO 
HIGH FALLS 55 53 54 
LATITUDE 45 47 


LONGITUDE 75: 38 
RIVIERE DU LIEVRE 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 119 
MASSON 59 57 58 
LATITUDE 45 34 

LONGITUDE 75 20 

RIVIERE DU LIEVRE 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 127 


MAGOG CITE DE 

MAGOG 7 
LATITUDE 45 16 

LONGITUDE A2s Ot 


LAC MEMPHREMAGOG 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 11 


PAPIER JOURNAL DOMTAR LTEE 
BIRDS 8 8 8 
LATITUDE 46 44 


LONGITUDE 71 «42 
RIV. JACQUES CARTIER 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 25 
MAC DOUGALL 18 17 17 
LATITUDE 46 45 


LONGITUDE 71 =«42 
RIV. JACQUES CARTIER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 23 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCI PALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM 

ANNEE ET TURBINE T/MN 
FABRICANTS 

1982 DEW RF 277 
1982 DEW RF 277 
1916 SMS RF 240 
1916 Ses RF 240 
1912 ACB RF 600 
1912 ACB \ RF 600 
1957 KMW RF 180 
1929 MSI RF 180 
1929 MSI RF 180 
1929 MST RF 180 
1933 CAC RF 180 
1933 Cac RF 167 
1933 CAC RF 167 
1933 CAC RF 167 
1933 CAC RF 167 
1911 SGE IP 150 
1911 SGE EP) 150 
1937 DEW RP 180 
1925 SMS RF 240 
1927 SMS RF 240 


HEAD 


CHUTE 


20 


20 


80 
80 


80 


55 
55 


17 
17 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


30 
30 


NN 


61 


22 
22 
22 
24 


25 
25 
29 
29 


1 


1 
1 


000 
000 


343 
212 


499 
499 


172 


380 
380 
380 
245 


364 
364 
840 
840 


623 
623 


678 


417 
417 


HYDRO 


MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1953 CWES 13800 25 500 
1953 CWES 13800 25 500 
51 000 
1926 CGE 6600 1 200 
1942 EE 6600 1 200 
2 400 
1912 CWES 6600 2 345 
1912 CWES 6600 2 345 
4 690 
1957 CWES 13800 51 000 
51 000 
138 965 
1929 CWES 13200 Zn ZOO 
1929 CWES 13200 Ziego.0 
1929 CWES 13200 PIV MPS X0) 
1933 CWES 13200 PF MPASY0) 
85 000 
1933 CWES 13200 23 800 
1933 CWES 13200 23 800 
1933 CWES 13200 23 800 
1933 CWES 13200 23 800 
95 200 
180 200 
1911 SGE 2400 470 
a9 SGE 2400 470 
940 
940 
1937 WEST 600 1 920 
19920 
1925 WEST 2200 1 200 
1927 WEST 2200 1 200 
2 400 


HYDRO 


OPERATING HEADS 


HAUTEUR DE CHUTE 


MAXIMUM MINIMOM NORMAL 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE 
OO GOSS Soeloga4dd GU GOdcC 
PEMBROKE ELECTRIC LIGHT CO LTD 
WR BEATTY 40 38 39 
LATITUDE 45 55 
LONGITUDE 76 55 
RIVIERE NOIRE 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 25 
REED POWER CORP 
FORESTVILLE 20 18 19 
LATITUDE 48 44 
LONGITUDE 69 04 
RIV. SAULT AU COCHON 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 6 
SOC D' ELECT ET DE CHIMIE ALCAN LTEE 
CHUTE A CARON 50 48 49 
LATITUDE 48 25 
LONGITUDE wi We 
RIVIERE SAGUENAY 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 91 
CHUTE A LA SAVANNE 38 31 35 
LATITUDE 48 49 
LONGITUDE Tal Gi 
RIVIERE PERIBONKA 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 524 
CHUTE DES PASSES 198 160 186 
LATITUDE 49 54 
LONGITUDE Tile 15 
RIVIERE PERIBONKA 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 309 
CHUTE DU DIABLE 34 27 32 
LATITUDE 48 47 
LONGITUDE 71 42 
RIVIERE PERIBONKA 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 509 
ISLE MALIGNE 34 2 32 
LATITUDE 48 35 
LONGITUDE 71 38 
LAC ST-JEAN 
AVEKAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 1 085 


= ion 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCI PALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM 
ANNEE ET TURBINE T/MN 
FABRICANTS 

ye) BOVG RF 514 
1940 JL RF 514 
1944 SMS RF 514 
1950 JL RP 360 
1951 JL RF 360 
1954 CBAR RF 514 
19311 SMS RF 120 
1931 SMS RF 120 
1932 SMS RF 120 
1934 SMS RF 120 
1953 DEW RF 106 
1953 DEW RF 106 
1953 DEW RF 106 
1953 DEW RF 106 
i953 DEW RF 106 
1959 EE RF 200 
1959 EE RF 200 
1959 EE RF 200 
1960 EE RF 200 
1960 EE RF 20C 
1952 CAC RF 106 
1952 CAC RF 106 
1952 CAC RF 106 
1952 CAC RF 106 
1952 CAC RF 10€ 
1925 CAC RF 112 
19:25 CAC RF tz 
11925 CAC RF aie 
1925 CAC RF 112 
1925 CAC RF q2 
USAS CAC RF 112 
1925 CAC RF Wij 
1925 CAC RF 2 
1926 CAC RF 112 
1926 CAC RF 112 
1928 CAC RF UA, 
1937 CAC RF iclez, 


HEAD 


CHUTE 


20 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


btw = ja a 


2) 
55 


343 
678 
865 
238 
238 


970 


950 
950 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1917 WEST 2500 1 250 
1940 WEST 2500 5310 
1944 WEST 2500 1 800 
1950 WEST 2500 2 250 
1951 WEST 2500 2eZo0 
9 080 
9 080 
1954 EE 2300 1 000 
1 000 
1 000 
93 CWES 13200 45 000 
1931 CWES 13200 45 000 
1932 CWES 13200 45 000 
1932 CWES 13200 45 000 
180 000 
1953 CGE 13800 37-450 
1953 CGF 13800 SH aS0 
1953 CGE 13800 37 450 
1953 CGE 13800 37 450 
1953) CGE 13800 37 450 
187 250 
11959 cGE 14400 148 500 
1959 CGE 14400 148 500 
19/59) CGE 14400 148 500 
1960 CGE 14400 148 500 
1960 CGE 14400 148 500 
742 500 
1952 CWES 13800 37 450 
VODz CWES 13800 37 450 
1952 SMES 13800 37 450 
1952 CWES 13800 37 450 
1952 CWES 13800 37S 450 
187 250 
1192'5 CWES 13200 28 000 
1925 CWES 13200 28 000 
1925 CES 13200 28 000 
1925 CWES 13200 28 000 
1925 CWES 13200 28 000 
1925 SHES 13200 28 000 
1925 CWRS 13200 28 000 
1925 CWES 13200 28 000 
1926 CWES 13200 28 000 
1926 CWES 13200 28 000 
1928 cWES 13200 28 000 
1937 CWES 13200 28 000 
336 000 


HYDRO 
OPERATING HEADS 
HAUTEUR DE CHUTE 
MAXIMUM MINIMUM NORMAL 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE 
cece ccc ce oe Mec w ces cee ceee 
SHIPSHAW 65 62 63 
LATITUDE 48 26 
LONGITUDE TP 73 
RIVIERE SAGUENAY 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - Ul ee 
THE JAMES MAC LAREN CO LTD 
DUFFERIN FALLS 20 18 19 
LATITUDE 45 36 
LONGITUDE 7325 
RIVIERE DU LIEVRE 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - a27, 
ONTARIO 
ABITIBI-PRICE INC 
IROQUOIS FALLS 13 9 13 
LATITUDE 48 46 
LONGITUDE 80 40 
ABITIBI RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 170 
ISLAND FALLS 20 13 19 
LATITUDE 49 32 
LONGITUDE S123 
ABITIBI RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 255 
SMOOTH ROCK FALLS 17 9 15 
LATITUDE 49 12 
LONGITUDE 81 38 
MATTAGAMI RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 55 
TWIN FALLS 18 15 Wi 
LATITUDE 48 45 
LONGITUDE 80 35 
ABITIBI LAKE 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 116 


“y isy Ss 


MAIN TORBINES 


TURBINES PRINCI PALES 


YEAR AND 
MANUFACTURER RUNNER RPM 
ANNEE ET TURBINE T/MN 
FABRICANTS 
1942 AC RF 28) 
1942 AC RF 129 
1943 SMS RF 129 
1943 SMS RF 129 
1943 AC RF 129 
1943 AC RF 129) 
1943 AC RF 129 
1943 AC RF 129) 
1943 AC RF 129 
1943 AC RF VBS) 
1943 SMS RF 129 
1943 SMS RF 29 
1958 EE RPK 164 
1959 EE RPK 164 
QUEBEC, TOTAL 
1949 HOLY RF 240 
1949 HOLY RF 250 
1949 SMS RF 240 
1949 SMS RF 240 
1949 SMS RF 240 
1949 SMS RF 240 
1949 SMS RF 240 
1949 NOHB RF 240 
1949 NOHB RF 240 
1949 NOHB RF 240 
1949 NOHB RF 240 
1949 NOHB RF 240 
1949 NOHB RF 240 
1949 NOHB RF 250 
1925 IPM RF 125 
1979 DEW RF 128 
1981 DEW RF 128 
1982 DEW RF 128 
ANS IPM RF Ve 
1947 IPM BF Wile 
1921 IPM RF 128 
1921 IPM RF 128 
1921 IPM RF 128 
oon IPM RF 128 
1927 IPM RF 128 


AHEAD 


CHUTE 


19 


14 
14 


CAPACITY 


CAPACITE 


18 


SE Sy ay RN EN ey 


11 


11 


Www 


ferest 


346 
346 
870 
870 
838 
838 
838 
838 
838 
838 
870 
870 


650 
650 


343 
343 
790 
790 
790 
790 
790 
641 
641 
641 
641 
641 
641 
641 


952 
190 
190 
190 


357 
357 


476 
476 
476 
476 
476 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1942 CGE 13200 60 000 
1942 CWES 13200 60 000 
1943 CWES 13200 58 500 
1943 CWES 13200 58 500 
1943 CGE 13200 60 000 
1943 CWES 13200 60 000 
1943 CGE 13200 60 000 
1943 CWES 13200 60 000 
1943 CGE 13200 60 000 
1943 CWES 13200 60 000 
1943 CGE 13200 60 000 
1943 CWES 13200 60 000 
717 000 
2 350 900 
1958 CWES 13200 G fhe i Ws) 
19/59 CWES 13200 WAS 4123) 
38 250 
38 250 
7274, “a asesy (WI) 
1949 CWES 12500 TeZ010 
1949 CWES 12500 1 200 
1949 CWES 12500 2 025 
1949 CWES 12500 2 025 
1949 CWES 12500 2 WAS) 
1949 CWES 12500 73 (29) 
1949 CWES 12500 2025 
1949 CWES 600 1 230 
1949 CWES 600 1 28:0 
1949 CWES 600 1 280 
1949 CWES 600 152310 
1949 CWES 600 a 230 
1949 CWES 600 12310 
1949 CWES 600 tees 0 
21 485 
1925 CGE 12500 9 60:0 
1979 WEST 12500 14 040 
193A WEST 12500 14 040 
1982 WEST 1250C 14 040 
at 720 
1917 CGE 2300 Betz 
1917 CGE 2300 3425 
6 250 
1921 CWES 13200 4 050 
1921 CWES 13200 4 050 
1921 CWES 13200 4 050 
1921 CWES 13200 4 050 
1927 CWES 13200 4 050 
20 250 


997915 


HYDRO 


OPERATING HEADS 


HAUTEUR DE CHUTE 


MAXIMUM MINIMUM NORMAL 
MAXIMUM MINIMOM NORMALE 
cer cece cee Mon cece cececee 
ALMONTE PUBLIC UTILITIES COMM 
ALMONTE 9 9 9 
LATITUDE 45 14 
LONGITUDE 76 12 
MISSISSIPPI RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 18 
BOISE CASCADE CANADA LTD 
CALM LAKE 26 23 PMS) 
LATITUDE 48 48 
LONGITUDE 92 10 
CALM LAKE 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 34 
FORT FRANCES 9 6 9 
LATITUDE 48 38 
LONGITUDE 93 20 
RAINY RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 136 
KENORA 6 5 6 
LATITUDE 49 45 
LONGITUDE 94 33 
LAKE OF THE WOODS 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 113 
NORMAN 7 5 6 
LATITUDE 49 45 
LONGITUDE 94 34 
LAKE OF THE WOODS 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 205 
STURGEON FALLS 20 17 19 
LATITUDE 48 42 
LONGITUDE 92 15 
SEINE RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 34 
BRACEBRIDGE HYDRO 
BRACEBRIDGE FALLS 1A 11 nin 
LATITUDE 45 03 
LONGITUDE us) 4) 
MUSKOKA RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 3 
HIGH FALLS 15 13 13 
LATITUDE 45 00 
LONGITUDE TAY ANS 


MUSKOKA RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYER - 3 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM HEAD 
ANNEE ET TURBINE T/MN CHUTE 
FABRICANTS 

M 

1925 CB RPF 120 9 
1928 SMs RPP 257 9 
1928 SMS RF 225 25 
1928 Sms RF ei PBs) 
1955: cvic RP 200 9 
1955 CcVvIc RP 200 9 
1955 CVIC RP 200 ©) 
1955 cviIc RP 200 9 
1955 cVICc RP 200 9 
1955 CVIC RP 200 9 
1955 CVICc RP 200 s) 
1955 CVIC RP 200 9 
1923 SMS RF 120 7 
1923 SMS RF 120 7 
1923 Sas RF 120 7 
1923 SMS RF 120 7 
1923 SMS RF 120 7 
1923 SMS RF 120 7 
1924 SMS RF 120 7 
1924 SMS RF 120 7 
1924 SMS RF 120 1 
1924 SMS RF 120 7 
1925 SMS RP 120 7 
1925 SMS RP 120 U 
1925 SMS RP 120 7 
1925 SMS RP 120 7 
1925 Sms RP 120 7 
1927 SMS RF 200 WV) 
1927 Sms RF 200 19 
1937 CB RF 400 11 
1957 CB RF 400 11 
1948 CB RF 360 13 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


a 


a oe oe ey 


MNNMN ND 


Www 


317 
485 


774 
774 


492 
492 
492 
492 
492 
492 
492 
492 


895 
895 
895 
895 
895 
895 
895 
895 
895 
895 


536 
536 
536 
536 
536 


730 
730 


269 
269 


895 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET | VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1924 EM 2200 400 
1928 EE 2200 440 
840 
840 
1928 CWES 6600 4 675 
1928 CWES 6600 4 675 
93 50 
1955 CGE 6900 1 600 
1955 CGE 6900 1 600 
1955 CGE 6900 1 600 
1955 CGE €900 1 €00 
1955 CGE 6900 1 600 
19155 CGE 6900 1 600 
1955 CGE 6900 1 600 
YSIS) CGE 6900 1 600 
12 800 
1923 EM 2400 1 000 
1923 EM 2400 1 250 
1923 EM 2400 eco0 
1923 EM 2400 1 000 
1923 EM 2400 1 000 
1923 EM 2400 1 250 
1924 EM 2400 1 250 
1924 EM 2400 1 000 
1924 EM 2400 19250 
1924 EM 2400 1 25:0 
11 500 
1925 CWES 6600 3 300 
49:25 CWES 6600 3 300 
1925 CWES 6600 3 300 
1925 CWES 6600 3 300 
1925 CWES 6600 3 300 
16 500 
1927 CWES 6600 3 825 
1927 CWES 6600 31 48)2;5. 
7 650 
57 800 
1902 CE 4160 300 
1905 CGE 4160 300 
600 
1948 CGE 6900 800 
800 


HYDRO 


OPERATING HEADS 


HAUTEUR DE CHUTE 


SiG 


MAXIMUM MINIMUM NORMAL 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE 
ace emo Mecletscn een ets 

WILSONS FALLS 10 10 10 
LATITUDE 45 02 

LONGITUDE 79 «19 

MUSKOKA RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 3 
CAMPBELLFORD TOWN OF 

CROW BAY 9 8 9 
LATITUDE 44 20 

LONGITUDE 77 46 

TRENT CANAL 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 
CANADIAN NIAGARA POWER CO LTD 

RANKINE 39 38 38 
LATITUDE 43 04 

LONGITUDE 79 04 

NIAGARA RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 180 
E B EDDY FOREST PRODUCTS LTD 

EDDY 12 9 12 
LATITUDE 45 25 

LONGITUDE 75 43 

OTTAWA RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 566 
ESPANOLA 20 19 20 
LATITUDE 46 16 

LONGITUDE 81 46 

SPANISH RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 82 
GANANOQUE LIGHT & POWER LTD 

BREWERS MILLS 5 4 5 
LATITUDE 44 24 

LONGITUDE 76 19 

RIDEAU CANAL 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 6 
GANANOQUE 7, 5 6 
LATITUDE 44 20 

LONGITUDE 76 10 


GANANOQUE RIV 


ER 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 7 


HYDRO 
MAIN TURBINES MAIN GENERATORS 
TURBINES PRINCIPALES GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND YEAR AND 
MANUFACTURER RUNNER RPM HEAD CAPACITY MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET TURBINE T/MN CHUTE CAPACITE ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS FABRICANTS 
M KW KW 
1978 WK RF 300 10 559 1978 CGE 4169 600 
600 
2 000 
1981 BHTC RF 150 9 746 1908 AC 2400 900 
1912 SGE RF 120 g 1 097 1912 SGE 2400 Noa As) 
2 075 
ye WOUS) 
1904 CGE RF 250 41 7 460 1904 CGE 12000 7 500 
1904 CGE RF 250 44 7 460 1904 CGE 12000 7 500 
1905 CGE RF 250 41 7 460 1905 CGE 12000 7 500 
1906 CGE RF 250 41 7 460 1906 CGE 12000 7 500 
1906 CGE RF 250 41 7 460 1906 CGE 12000 7 500 
1910 CWES RF 250 41 95325 1910 CWES 12000 9 375 
1913 CWES RF 250 44 95325 1913 CWES 12000 9 875 
1916 CWES RF 250 41 8 019 1916 CWES 12000 Sess) 
1916 CWES RF 250 41 8 019 1916 CWES 12000 D375 
1917 CWES RF 250 41 8 019 1917 CWES 12000 W375 
1924 CWES RF 250 39 8952 1924 CWES 12000 10 300 
94 675 
94 675 
1909 SMS RF 164 12 3 469 1909 ACB 2200 3 000 
1909 SMS RF 164 WZ 3 469 1909 ACB 2200 3 000 
1912 Sis RF 164 12 3 469 1912 ACB 2200 37300 
9 300 
1906 HOLY RF 360 20 1-250 1906 WEST 4160 15250 
1906 HOLY RF 360 20 1 (250 1906 WEST 4160 1 250 
1906 HOLY RF 360 20 #1 250 1906 WEST 4160 1250) 
1906 HOLY RF 360 20 1 259 1906 WEST 4160 1 250 
1906 HOLY RF 257 20 1 492 1945 CGE 2300 T5010 
1906 HOLY RF 240 20 1 716 1945 CGE 4160 1170 
1945 AC RF 144 20 7 460 1945 WEST 4160 7 000 
14 670 
23. 970 
1940 WH RF 150 6 361 1940 CGE 600 300 
1940 WH RF 150 6 361 1940 CGE 600 300 
1940 WH RF 150 6 361 1940 CGE 600 300 
900 
1939 WH RF 100 6 715 1939 CGE 600 600 
600 


NORMAL 


NORMALE 


18 


HYDRO 
OPERATING HEADS 
HAUTEUR DE CHUTE 
MAXIMUM MINIMUM 
MAXIMUM MINIMUM 
wee ccc cece eMeeccee cccccce 
JONES FALLS 19 18 
LATITUDE 44 33 
LONGITUDE 76 14 


RIDEAU CANAL 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


KINGSTON MILLS 14 13 
LATITUDE 44 18 
LONGITUDE 76 27 


RIDEAU CANAL 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


GREAT LAKES FOREST PRODUCTS LTD 


DRYDEN 13 12 
LATITUDE 49 47 
LONGITUDE 9251 


WABIGOON RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


EAGLE RIVER 11 10 
LATITUDE 49 48 
LONGITUDE 93 13 


EAGLE RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


MCKENZIE FALLS 8 U 
LATITUDE 49 49 
LONGITUDE 93 13 


EAGLE RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


WAINWRIGHT FALLS 9 8 
LATITUDE 49 50 
LONGITUDE S253) 


WABIGOON RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


GREAT LAKES POWER CO LTD 


ANDREWS FALLS 56 53 
LATITUDE 47 14 
LONGITUDE 84 39 


MONTREAL RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


GARTSHORE FALLS 


LATITUDE 47 15 

LONGITUDE 84 35 

MONTREAL RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


HIGH FALLS 45 4y 
LATITUDE 47 56 
LONGITUDE 84 43 


MICHIPICOTEN RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


14 


13 


eZ 


10 


18 


18 


iz 


55 


40 


35 


40 


45 


71 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM 
ANNEE ET TURBINE T/MN 
FABRICANTS 

1948 CAC RF 720 
1948 CBAR RF 514 
1950 CBAR RF 514 
1950 CBAR RF 400 
1914 CAC RF 360 
1926 BOVG RF 360 
1977 JL RF 360 
1912 Sus RF 360 
1912 SMS RF 360 
1928 SMS RF 164 
1938 MST RPK 240 
1921 SMS RP P2PRS) 
1938 SMS RF 257 
1942 SMS RF 257 
1975 DEW RF 240 
1958 DEW RPK 240 
1930 Sus RF 240 
1930 SMs RF 240 
1950 SMS RF 240 


HEAD 


CHUTE 


18 
18 


us) 
13 


11 


56 
56 
56 


34 


45 


45 


CAPACITY 


CAPACITE 
KW 


774 
774 


709 
709 


1 492 


1 108 


1 O44 


8oi34 


24 245 


22 604 


206 
206 
847 


woe 


HYDRO 


MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1948 CGE 2300 180 
1948 CGE 2300 800 
1950 CGE 2300 800 
1950 CGE 2300 800 
2 580 
1914 CGE 2400 600 
1926 CGE 2400 800 
1977 WEST 2400 500 
1. 900 
5 980 
1912 LDM 600 600 
1912 LDM 600 600 
1 200 
1928 CGE 2300 1 760 
1 760 
1938 CGE 2400 1 120 
i! 120) 
1928 CWES 11000 1 000 
1 000 
5 080 
1938 CGE 11000 8 100 
1942 CGE 11000 8 1090 
1975 CGE 11500 22 500 
38 700 
1958 CWES 11500 20 000 
20 000 
1930 CGE 11000 6 750 
1930 CGE 11000 6 750 
1950 CGE 11000 SHE75 
23175. 


HYDRO 


HOGG 


LATITUDE 47 12 
LONGITUDE 84 36 
MONTREAL RIVER 


OPERATING HEADS 


HAUTEUOR DE CHUTE 


MAXIMUM MINIMUM NORMAL 


_ - 


MAXIMUM MINIMOM NORMALE 


cere cece cee Mec cece cecccce 


24 23 23 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 40 


HOLLINGSWORTH FALLS 


LATITUDE 47 26 
LONGITUDE 84 31 
MICHIPICOTEN RIVER 


35 18 33 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 58 


MACKAY 


LATITUDE 47 17 
LONGITUDE 84 27 
MONTREAL RIVER 


76 61 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 40 


MCPHAIL FALLS 


LATITUDE 47 56 
LONGITUDE 84 40 
MICHIPICOTEN RIVER 


16 14 15 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 70 


SAULT STE MARIE 


LATITUDE 
LONGITUDE 
LAKE SUPERIOR 


46 31 
84 21 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 994 


scott FALLS 


LATITUDE 47 56 
LONGITUDE 84 45 
MICHIPICOTEN RIVER 


23 18 21 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 71 


INCO METALS CO 
BIG EDDY 
LATITUDE 


LONGITUDE 
SPANISH RIVER 


46 23 
81 35 


30 26 29 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 54 


HIGH FALLS 


LATITUDE 
LONGITUDE 
SPANISH RIVER 


46 23 
81 34 


26 24 25 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 54 


NAIRN 


LATITUDE 
LONGITUDE 
SPANISH RIVER 


46 21 
81 35 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 54 


WABAGESHIK 


LATITUDE 46 19 
LONGITUDE 8ies1 
VERMILION RIVER 


21 21 Za 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 29 


hye 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCI PALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM 
ANNEE ET TURBINE T/MN 
FABRICANTS 

1965 CAC RPK 200 
1959 DEW RPK 200 
1937 SMS RF 277 
1940 sas RF 277 
1957 SMS RF 240 
1954 Sas RPK 200 
1954 Sms RPK 200 
1982 AC RPK 64 
1982 AC RPK 64 
1982 AC RPK 64 
1952 SMS RPK 220) 
Ue Stic RPK 225 
1929 IPM RF 187 
1929 IPM RF 187 
1929 IPM RF 187 
1918 IPM RF 150 
1966 DEW RF 400 
1966 DEW RF 400 
1966 DEW RF 400 
1966 DEW RF 400 
1919 AC RF 100 
1919 AC RF 100 
1919 AC RF 100 
1912 AC RF 300 
1935 JI RF 360 


HEAD 


CHUTE 


23 


sts} 


71 


71 


15 
15 


nnn 


an 
21 


27 
27 
27 


26 
26 
26 
26 
26 


www 


21 
21 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


16 


22 


Lt) 


17 


aN N 


MONNN WU 


225 


604 


400 
400 
126 


595 
395 


37:9 


979 


460 
460 


012 


012 


595 
984 
984 
984 
984 


940 
940 
940 


014 
014 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1965 CGE 11500 15 000 
15 000 
1959 CWES 11500 20 000 
20 000 
1937 CGE 11000 9 000 
1940 CGE 11000 9 000 
1957 CGE 11500 22 500 
40 500 
1954 CGE 11500 5 000 
1954 CGE 11500 5 000 
10 000 
1982 CGE 4160 18 200 
1982 CGE 4160 18 200 
1982 CGE 4160 18 200 
54 600 
1952 CGE 12500 6 800 
1952 CGE 12500 6 800 
13 600 
235) Sh 
1929 CWES 6600 7 200 
1929 CWES 6600 7 200 
1929 CWES 6600 7 200 
21 600 
1918 CWES 2400 yw sa) 
1966 CGE 4160 3 000 
1966 CGE 4160 3 000 
1966 CGE 4160 3 000 
1966 CGE 4160 3 000 
heyy) 
UE AC 2200 1 500 
ANS AC 2200 1 500 
1919 CGE 2200 1 500 
4 500 
1912 AC 2200 1 600 
1935 CGE 2300 2 140 
3 740 


47 390 


HYDRO 


OPERATING HEADS 


HAUTEUR DE CHUTE 


NORMAL 


NORMALE 


12 


MAXIMUM MINIMOM 
MAXIMUM HI NIMOM 
sce ccccc cee Meee ces ceccees 
MACMILLAN BLOEDEL INDUSTRIES LTD 
STURGEON FALLS a2 12 
LATITUDE 46 22 
LONGITUDE 79855 


STURGEON RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


ONTARIO HYDRO 


ABITIBI CANYON 73 71 


LATITUDE 
LONGITUDE 
ABITIBI RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


R953 
81 34 


MOYEN - 


AGUASABON 91 91 


LATITUDE 48 47 
LONGITUDE 87 08 
AGUASABON RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


ALEXANDER 18 17 


LATITUDE 
LONGITUDE 
NIPIGON RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


49 08 
88 21 


MOYEN - 


ARNPRIOR 21 1:9 


LATITUDE 45 26 
LONGITUDE 76 21 
MADAWASKA RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


AUBREY FALLS 56 54 


LATITUDE 46 58 
LONGITUDE 83135 
MISSISSAGI RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


AUBURN 1) 5 


LATITUDE 44 19 
LONGITUDE 78 19 
OTONABEE RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


BARRETT CHUTE 47 46 


LATITUDE 45 15 
LONGITUDE 76 45 
MADAWASKA RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


BIG CHUTE 18 ie 


LATITUDE 
LONGITUDE 
SEVERN RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


44 53 
79 41 


MOYEN - 


57 


73 


291 


91 


63 


17 


324 


20 


83 


53 


40 


56 


47 


87 


18 


48 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM 
ANNEE ET TURBINE T/MN 
FABRICANTS 

1951 WK RF 180 
O32 HOLY RF 240 
1942 SMS RF 240 
1942 HOLY RF 240 
1942 HOLY RF 240 
1964 SMS RF 240 
1933 CAC RF 150 
1933 CAC RF 164 
1936 CAC RF 150 
1936 CAC RF 150 
1959 CAC RF 150 
1948 DEW RF 257 
1948 DEW RF 257 
1930 MSI RF 100 
1931 MSI RF 100 
sit MST RF 100 
1945 pT RP 150 
1958 DEW RP 150 
1976 DEW RF 113 
1977 DEW RF WS} 
1969 DEW RF 116 
1969 DEW RF 116 
1911 WH RF 150 
1911 WH RF 150 
1912 WH RF 150 
1942 CAC RF 164 
1942 CAC RF 164 
1968 CAC RF 120 
1968 CAC RF 120 
1911 WH RF 300 
1911 WH RF 300 
1911 WH RF 300 
1919 WSM RF 300 


HEAD 


CHUTE 


WZ 
12 
12 
172 
12 
2 


72 
TZ 
72 
me 
F2 


88 
88 


21 
21 


53 
53 


non 


46 
46 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


49 
64 
64 
64 
64 


20 
20 


74 
74 


20 
20 
62 
62 


865 
119 
746 
119 
wale) 
746 


236 
902 
902 
902 
902 


515 
515 


428 
428 
428 
174 
174 


284 
284 


600 
600 


709 
709 
709 


888 
888 
664 
664 


970 
970 
970 
716 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1912 CWES 2200 1 800 
1932 CGE 2200 1 415 
1942 CWES 2200 1 685 
1942 CWES 2200 e685. 
1942 CWES 2200 1330 
1964 CWES 2200 1 415 
9°35.0 
9 350 
1933 CGE 13800 41.225 
1959 CGE 13800 63 000 
1966 CGE 13800 43 200 
1970 CGE 13800 43 200 
1977 CGE 13800 43 200 
233,825 
1948 CWES 13800 20 250 
1948 CWES 13800 20 250 
40 500 
1930 CGE 12000 1 1/30) 
1931 CGE 12000 12 750 
1931 CGE 12000 T2g720 
1945 CGE 12000 13 500 
1958 CGE 12000 136500 
65 250 
1976 CGE 13800 37 050 
1977 CGE 13800 37.5050 
74 100 
1969 CGE 11000 65 075 
1969 CGE 11000 655 07/5 
SHON SK) 
1911 CGE 2400 €25 
1911 CGE 2400 625 
1912 CGE 2400 625 
1 875 
1942 CGE 13200 20 400 
1942 CGE 13200 20 400 
1968 CGE 13800 55 800 
1968 CGE 13800 55 800 
152 400 
1911 CWES 2300 900 
1911 CWES 2300 900 
Ueda CWES 2300 900 
1919 CGE 2300 1,280 


NORMAL 


NORMALE 


ii! 


HYDRO 
OPERATING HEADS 
HAUTEUR DE CHOTE 
MAXIMUM MINIMUM 
MAXIMUM MINIMUM 
cece cece cee Mer cece ccecees 
BIG EDDY 12 10 
LATITUDE 45 01 
LONGITUDE 79 45 


MUSKOKA RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


BINGHAM CHUTE 14 13 


LATITUDE 46 05 

LONGITUDE 79 24 

SOUTH RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


CALABOGIE 10 6 
LATITUDE 45 18 
LONGITUDE 76 42 


MADAWASKA RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


CAMERON 23 22 
LATITUDE 49 09 
LONGITUDE 88 20 


NIPIGON RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


CARIBOU FALLS 7) 17 


LATITUDE SOD: 

LONGITUDE 94 58 

ENGLISH RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


CHATS FALLS 16 15 


LATITUDE 45 28 

LONGITUDE 76 14 

OTTAWA RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


CHENAUX 12 11 


LATITUDE 45 35 

LONGITUDE 76 40 

OTTAWA RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


CONISTON hi 16 
LATITUDE 46 28 
LONGITUDE 80 49 


WANAPITEI RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


CRYSTAL FALLS 11 9) 


LATITUDE 46 27 

LONGITUDE Ue) a 

STURGEON RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


46 


14 


10 


81 


22 


344 


17 


4 364 


16 


1 106 


12 


967 


17 


28 


10 


70 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM 
ANNEE ET TURBINE T/MN 
FABRICANTS 

1941 MSI RPF 200 
1941 MSI RPF 200 
1923 WK RF 450 
1924 WK RF 450 
1917 AC RF 164 
1917 AC RF 164 
1921 DEM RF 120 
1924 IPM RF 120 
1924 CAC RF 120 
1924 CAC RF 120 
1925 CVvIC RF 120 
1926 CVIC RF 120 
1958 DEW RPF 164 
1958 DEW RP a3 
1958 DEW RP 193 
1958 DEW RP dis 
1931 DEW RP 120 
1931 DEW RP 120 
1931 DEW RP 120 
1931 DEW RP 120 
1950 DEW RPP 95 
1950 DEW RPF 95 
1951 DEW RPF 95 
1951 DEW RPF 95 
1951 DEW RPF 95 
1951 DEW RPF 95 
1951 DEW RPF 95 
1951 DEW RPF 95 
1905 OM RF 300 
1907 JM RF 300 
1915 AC RF 257 
1921 IPM RF 138 
1921 IPM RF 138 
1921 IPM RF 138 
1921 IPM RF 138 


HEAD 


CHUTE 


2 
12 


14 
14 


Neyo} 


18 
18 


16 
16 


16 


16 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


3 
3 


(oo ynCom Com lola Com olive) 


25 


33 


24 
24 


= 


=24-4 


939 
939) 


485 
485 


238 
238 


325 
325 
325 
325 
325 
3:25 
650 


364 
219 
219 


484 
484 
484 
484 


666 
666 
666 
666 
666 
666 
666 
666 


895 
194 
611 


940 
940 
940 
940 


HYDRO 


MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 


ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 

KW 

1941 CWES 6600 3 825 

1941 CWES 6600 3 (825 

7 650 

1923 CWES 2200 405 

1924 CWES 2200 405 

810 

1938 CGE 6600 2 000 

1938 CGE 6600 2 000 

4 000 


1921 CWES 12000 9 540 
1921 CWES 12000 9 540 
1924 CGE 12000 8 480 
1924 CGE 12000 8 480 
1925 CGE 12000 8 480 
1926 CGE 12000 8 480 
1958 CWES 12000 19 000 
72 000 

1958 CGE 13800 25 650 
1958 CGE 13800 25 650 
1958 CGE 13800 25 650 
76 950 

1931 CWES 13800 2253295 
A317 CWES 13800 PAPA, iPS) 
1931 CWES 13800 22032 
1931 CWES 13800 22e325 
89 300 

1950 CGE 13800 15 300 
1950 CGE 13800 15 300 
1951 CGE 13800 PSie3.010) 
1951 CGE 13800 15 300 
1951 CGE 13800 15 300 
1951 CGE 13800 15 300 
1951 CGE 13800 157300 
agSit CGE 13800 15 300 
122 400 

1905 CGE 2300 720 
1907 CGE 2300 Nea 25 
1915 CGE 2300 2 250 
4 095 

1921 WEST 2300 2 020 
1921 WEST 2300 2 020 
1921 WEST 2300 2 020 
1921 WEST 2300 2 020 
8 080 


HYDRO 


DECEW FALLS #1 


43 07 
79 16 


LATITUDE 
LONGITUDE 
WELLAND CANAL 


AVERAGE ANNUAL FLOW- 


DECEW FALLS #2 


43 07 
79 16 


LATITUDE 
LONGITUDE 
WELLAND CANAL 


AVERAGE ANNUAL FLOW- 


DES JOACHIMS 


46 11 
ty B2 


LATITUDE 
LONGITUDE 
OTTAWA RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW- 


EAR FALLS 
LATITUDE 50 38 
LONGITUDE 93 14 


ENGLISH RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW- 


ELLIOT®I CHUTE 


LATITUDE 
LONGITUDE 
SOUTH RIVER 


46 O04 
79 23 


AVERAGE ANNUAL FLOW- 


EUGENIA 
LATITUDE 44 20 
LONGITUDE 80 32 


BEAVER RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW- 


FRANK FORD 
LATITUDE 44 11 
LONGITUDE it. 36 


TRENT RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOK- 


GEORGE W RAYNER 


LATITUDE 46 26 
LONGITUDE 83 23 
MISSISSAGI RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW- 


HAGUES REACH 


LATITUDE 
LONGITUDE 
TRENT RIVER 


44 17 
77 48 


AVERAGE ANNUAL FLOW- 


HANNA CHUTE 


LATITUDE 45 00 
LONGITUDE 79 18 
SOUTH MUSKOKA RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW- 


OPERATING HEADS 


HAUTEUR DE CHUTE 


MAXIMUM MINIMUM NORMAL 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE 
wee cc ccc cc eM ec ccs coc cces 
83 80 81 
DEBIT ANNUEL MOYEN - 23 
87 86 86 
DEBIT ANNUEL MOYEN - 154 
41 40 41 
DEBIT ANNUEL MOYEN - 793 
10 9 9 
DEBIT ANNUEL MOYEN - 330 
13 12 13 
DEBIT ANNUEL MOYEN - 10 
168 168 168 
DEBIT ANNUEL MOYEN - 2 
3) 5 5 
DEBIT ANNUEL MOYEN - 
66 64 65 
DEBIT ANNUEL MOYEN - 120 
7 a 7 
DEBIT ANNUEL MOYEN - 
10 9 10 
DEBIT ANNUEL MOYEN - 20 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCI PALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM 

ANNEE ET TURBINE T/MN 
FABRICANTES 

1904 JMV RF 225i 
1904 JMV RF PASH! 
1905 JMV RP 257 
1905 JMV RF 257 
1911 JMV RF 257 
1911 JMV RF 257 
1943 CAC RF al 
1947 CAC RF 171 
1950 DEW RP 106 
1950 DEW RF 106 
1950 DEW RF 106 
1950 DEW RF 106 
1950 DEW RF 106 
1950 DEW RF 106 
1950 DEW RF 106 
1951 DEW RE 106 
1930 DEW RP 180 
1937 SMS RP 180 
1940 SMS RPK 150 
1948 Sits RPK 150 
1929 MST RP 327 
1915 WYSS RF 900 
1920 AC RF 720 
qSM'3: BOVG RF 113 
1913 BOVG RF 113 
1913 BOVG RF 113 
1913 BOVG RF 113 
1950 CAC RF 72 1\72 
1950 CAC RF 2A2 
1925 CAC RP 180 
1925 CAC RP 180 
1925 CAC RP 180 
1926 DEW RP 225 


HEAD 


CHUTE 


86 
86 


13 


168 
168 


Noann 


64 
64 


i i) 


CAPACITY 


CAPACITE 


oD) 
55 


Wm Uw Ww 


= 


21 
21 


476 
476 
476 
476 
476 
476 


950 
950 


458 
458 
458 
458 
252 
458 
458 
252 


730 
730 
595) 
595 


343 


678 
984 


895 
895 
895 
895 


634 
634 


194 
194 
194 


156 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1904 WE 2380 5 300 
1904 WE 2380 5 000 
1905 WE 2380 5 300 
1905 WE 2380 5 900 
1911 CWES 2380 5 600 
19/11 CWES 2380 4 800 
31 900 
1954 CGE 13800 52600 
1955 CGE 13800 57 600 
115 200 
1950 CWES 13800 45 000 
1950 CWES 13800 45 000 
1950 CWES 13800 45 000 
1950 CWES 13800 45 000 
1950 CWES 13800 45 000 
1950 CWES 13800 45 090 
1950 CWES 13800 45 000 
1954 CWES 13800 45 000 
360 000 
1930 CWES 6600 4 000 
1937 OERL 6600 34825) 
1940 CWES 6600 5 400 
1948 CWES 6600 5 400 
18 625 
19729 SGE 2300 1 440 
1 440 
Vos: CWES 4000 1 200 
1920 CWES 4000 2 400 
3 600 
1913 SGE 7000 650 
ods SGE 7000 650 
1913 SGE 7000 650 
19103) SGE 7000 650 
2 600 
1950 CWES 13800 21 dO 
1950 CWES 13800 2 450 
42 300 
1925 CWES 6600 i Ue) 
1925 CWES 6600 Hieet2.0 
1925 CWES 6600 Wh WO 
3 360 
1926 SGE 6600 1 120 
Te nZi0 


HAUTEUR DE CHUTE 


HEADS 


MAXIMUM MINIMOM NORMAL 


MINIMOM 


NORMALE 


cece ccc c cee Mec cece cccccce 


HYDRO 
OPERATING 
MAXIMUM 
HARMON 32 
LATITUDE 50 10 
LONGITUDE 82 10 


MATTAGAMI RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


HEELY FALLS 23) 


LATITUDE 44 23 

LONGITUDE 77 46 

TRENT RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


HIGH FALLS 26 


LATITUDE 44 57 

LONGITUDE 76 36 

MISSISSIPPI RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


HOUND CHUTE it 


LATITUDE 47 18 

LONGITUDE 79 42 

MONTREAL RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


INDIAN CHUTE 14 


LATITUDE 47 50 

LONGITUDE 80 27 

MONTREAL RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


KAKABEKA FALLS 59 
LATITUDE 48 25 
LONGITUDE 89 38 


KAMINISTIKWIA RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


KIPLING 31 


LATITUDE bax) hs) 

LONGITUDE 82 08 

MATTAGAMI RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


LAKEFIELD 5) 
LATITUDE 44 25 
LONGITUDE 78 16 


OTONABEE RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


LITTLE LONG 28 
LATITUDE 50 00 
LONGITUDE 82 10 


MATTAGAMI RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


LOWER NOTCH 73 
LATITUDE 54 78 
LONGITUDE the) 73) 


MONTREAL RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


30 


MOYEN 


22 


MOYEN 


ZS) 


MOYEN 


10 


MOYEN 


a3 


MOYEN 


59 


MOYEN 


30 


MOYEN 


MOYEN 


Zad 


MOYEN 


69 


MOYEN 


31 


23 


25 


10 


14 


38) 


sid 


28 


70 


273 


15 


12 


30 


77 


263 


Uy 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCI PALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM 

ANNEE ET TURBINE T/MN 
FABRICANTS 

1965 JI RP 100 
1965 JI RP 100 
1913 WYSS RF 240 
1914 WYSS RF 240 
1919 WSM RF 240 
1920 JL RF 300 
1920 JL RF 300 
1920 JL RF 300 
1910 WK RF 150 
1910 WK RF 150 
1910 WK RF 150 
1911 WK RF 150 
1923 BOVG RF 300 
1924 WK RF 300 
1906 JMV RF 277 
1906 IMV RF OT, 
1911 JMV RF 217 
1914 JMV RF Zoi 
1966 DEW RPF 100 
1966 DEW RPF 100 
1928 CAC RP 112 
1963 EE RP 95 
1963 EE RP S5 
1971 DEW RF 120 
1971 DEW RF 120 


HEAD 


CHUTE 


31 
31 


22 
22 
22 


25 


25 


14 
14 


30 
30 


Auf 
27 


70 
70 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


70 
70 


eee 


ONnNWU 


70 
70 


62 
62 


126 
126 


124 
124 


178 
178 
178 


925 
925 
925 


996 
996 
996 
996 


678 
678 


59> 
BES) 
595 
325 


124 
124 


313 


664 
664 


820 
820 


HYDRO 


MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1965 CWES 13800 64 600 
1965 CWES 13800 64 600 
129 200 
1933 CGE 6600 Be T a0 
1914 CGE 6600 35750 
USHIE) SGE 6600 3 000 
10 500 
1920 GE 4400 700 
1920 GE 4400 700 
1920 GE 4400 700 
2 100 
1910 SGE 11000 700 
1910 SGE 11000 700 
1910 SGE 11000 700 
v9 SGE 11000 700 
2 800 
1923 CWES 2300 1 620 
1924 CWES 2300 1 620 
3 240 
1924 CGE 4000 5 400 
1924 CGE 4000 5 400 
1928 CGE 4000 5 400 
1928 CGE 4000 ae 10) 
24 170 
1966 CWRES 13800 620700 
1966 CWES 13800 62 700 
125 400 
1928 SGE 2400 2 000 
2 000 
1963 CWES 13800 60 800 
1963 CWES 13800 60 800 
121 600 
1971 CGE 13800 114 090 
1971 CGE 13800 114 000 
228 000 


HYDRO 


OPERATING HEADS 


HAUTEUR DE CHUTE 


MAXIMUM MINIMUM 


MAXIMUM MINIMUM 


NORMAL 


NORMALE 


ccc ccc cece eMecccee ccccces 


LOWER STURGEON 13 12 13 
LATITUDE 48 49 

LONGITUDE Si e29 

MATTAGAMNI RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 93 


MANITOU FALLS ne 16 16 


50°35 
CE ari 


LATITUDE 
LONGITUDE 
ENGLISH RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - Sis) 


MATABITCHUAN 96 95 96 


LATITUDE 47 07 
LONGITUDE 79 30 
MATABITCHUAN RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 8 


MC VITTIE 12 11 12 


LATITUDE 46 17 

LONGITUDE 80 51 

WANAPITEL RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 34 


MERRICKVILLE 8 7 8 


LATITUDE 
LONGITUDE 
RIDEAU RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


44 55 
75 50 


MEYERSBURG 10 10 10 


LATITUDE 
LONGITUDE 
TRENT RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


44 15 
77 48 


MOUNTAIN CHUTE 48 46 47 


LATITUDE 45 11 

LONGITUDE 76 50 

MADAWASKA RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 82 


NIPISSING 28 27 28 


LATITUDE 
LONGITUDE 
SOUTH RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 11 


46 06 
19°29 


ONTARIO POWER 66 61 62 


LATITUDE 
LONGITUDE 
NIAGARA RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


43 05 
T9805 


155 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM 
ANNEE ET TURBINE T/MN 
FABRICANTS 

1923 DEW RF 136 
1923 DEW RF 136 
1956 DEW RPF 150 
1956 DEW RPF 150 
1956 DEW RPF 150 
1956 DEW RPF 150 
1958 DEW RPF 150 
1910 PM RF 600 
1910 IPM RF 600 
1910 IPM RF 600 
1910 IPM RF 600 
1912 WK RF 259 
1912 WK RF 257 
1915 WH RF 240 
aAgng Sus RF 200 
1924 CAC RF 150 
1924 CAC RF 150 
1924 CAC RF 150 
1967 EE RF 100 
1967 EE RF 100 
1921 J4 RF 450 
1924 JM RF 450 
1905 JV RF 188 
1905 JOKV RF 188 
1905 JMV RF 188 
1906 JMV RF 188 
1908 JMV RF 188 
1908 JMV RF 188 
1909 JMV RF 188 
1910 JKV RF 188 
1911 JMV RF 188 
1911 MV RF 188 
1913 Juv RF 188 
1913 WSM RF 188 


HEAD 


CHUTE 


13 
13 


13) 
13 


10 


10 


46 
46 


28 
28 


55 
55 
55 
55 
55) 
55 
ss 15) 
55 
55 
Jas} 
55 
55 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


2 
2 


NNN NH 


83 
83 


ODD OUWUDDADDDAAO 


984 
984 


801 
801 
801 
801 
801 


462 
462 
462 
462 


343 
343 


559 
485 


641 
641 
641 


552 
552 


932 
932 


728 
728 
728 
728 
728 
728 
728 
996 
996 
996 
996 
996 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1923 CGE 2300 3 200 
1923 CGE 2300 3 200 
6 400 
1956 CGE 13800 14 400 
1956 CGE 13800 14 400 
1956 CGE 13800 14 400 
1956 CGE 13800 14 400 
1958 CGE 13800 14 400 
72 000 
1910 CGE 2400 1 690 
1910 CGE 2400 1 690 
1910 CGE 2400 1 690 
1910 CGE 2400 1 690 
6 760 
1912 CGE 2300 1125 
1912 CGE 2300 AS) 
2 250 
1915 SGE 600 440 
1929) GE 600 400 
840 
1924 SGE 6600 1 600 
1924 SGE 6600 1 600 
1924 SGE 6600 1 600 
4 800 
1967 CWES 13800 69 750 
1967 CWES 13800 697.0 
139 500 
1909 CWES 2300 1 050 
1909 SGE 2300 1 000 
2 050 
1905 WE 12000 7 500 
1905 WE 12000 7 500 
1905 WE 12000 7 500 
1906 WE 12000 8 770 
1908 WE 12000 8 770 
1908 WE 12000 8 770 
1909 WE 12000 8 770 
1910 CGE 12000 8.775 
1911 CGE 12000 8775 
1911 CGE 12000 8 775 
1913 CGE 12000 8 775 
1913 CGE 12000 8 775 


= 
oO 
= 
oI 
uw 
Wn 


HY DRO 
OPERATING HEADS 
HAUTEUR DE CHUTE 
MAXIMUM MINIMUM NORMAL 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE 
cece ccc cee Mowe ees cee cece 
OTTER RAPIDS 34 32 34 
LATITUDE 50 11 
LONGITUDE 81 37 
ABITIBI RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 338 
OTTO HOLDEN 25 24 24 
LATITUDE 46 23 
LONGITUDE 78 43 
OTTAWA RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 677 
PINE PORTAGE 32 31 32 
LATITUDE 49 18 


LONGITUDE 88 19 
NIPIGON RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN 


339 


ERAGGED RAPIDS 12 11 11 


LATITUDE 45 01 

LONGITUDE 79 «41 

MUSKOKA RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN 


62 


RANNEY FALLS 15 14 14 


LATITUDE 44 18 

LONGITUDE 77 48 

TRENT RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN 


RED ROCK FALLS 30 27 29 


LATITUDE 46 19 

LONGITUDE SS eid, 

MISSISSAGI RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN 


126 


ROBERT H SAUNDERS 26 25 25 


LATITUDE 45 01 
LONGITUDE 74 47 
ST LAWRENCE RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN 


Um872 


SANDY FALLS 10 9 10 


LATITUDE 48 31 

LONGITUDE Sie27 

MATTAGAMI RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 
MANUFACTURER RUNNER RPM HEAD 
ANNEE ET TURBINE T/MN CHUTE 
FABRICANTS 

M 
1961 CAC RPF 138 os 
1961 CAC REF 138 33 
1963 CAC RPF 138 33 
1963 CAC RPF 138 33 
1952 CAC RF 95 23 
1952 CAC RF 95 23 
1952 CAC RF 95 23 
1952 CAC RF 95 23 
1952 JI RF 95 2S) 
1952 JI RF SS 23 
1952 JI RF 95 23 
1953 JI RF 95 23 
1950 CAC RF 109 32 
1950 CAC RF 109 32 
1954 SMS RF 109 32 
1954 Sits RF 109 32 
1938 MST RPK 200 12 
1938 MSI RPK 200 12 
1922 BOVG RF 120 14 
1922 BOVG RF 120 14 
1926 WH RF 360 14 
1960 DEW RPF 180 28 
1961 DEW RPF 180 28 
1958 EE RPF 95 25 
1958 EE RPF 95 25 
1958 EE RPF 95 PAS) 
1958 EE RPF 95 25 
1958 EE RPF 95 25 
1958 EE RPF 95 25 
1958 EE RPF 35 25 
1959 EE RPF 95 25 
1959 EE RPF 95 2 
1959 EE RPF 95 25: 
1959 EE RPF 95 25 
1959 EE RPF 35 25 
1959 EE RPF 95 Zo) 
1959 EE RPF 95 25 
1959 EE RPF 95 25) 
1959 EE RPF 95 25 
1911 SAS RF 214 10 
1911 Sus RF 214 10 
1916 IPM RF 136 10 


CAPACITY 


CAPACITE 


Ww 


AS) 
19 


760 
760 


586 
570 


879 
879 


730 
730 
746 


769 
769 


950 
950 
950 
950 
978 
950 
023 
950 
950 
950 
950 
950 
950 
950 
950 
950 


895 
895 
865 


HYDRO 


MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 

MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 

FABRICANTS 

KW 

1961 CGE 13800 43 700 
1961 CGE 13800 43 700 
1963 CGE 13800 43 700 
1963 CGE 13800 43 700 
174 800 
1952 CWES 13800 25 650 
1952 CWES 13800 25 650 
A522 CWES 13800 25: 16.5,0 
1952 CWES 13800 25 650 
ng52 CWES 13800 25 650 
1952 CWES 13800 25) 0510 
1952 CWES 13800 25 65C 
1952 CWES 13800 25 650 
205 200 
1950 CWES 13800 29 700 
1950 CWES 13800 2:9) eh0i0 
1954 CWES 13800 34 650 
1954 CWES 13800 34 650 
128 700 
1938 CWES 6600 3 825 
1938 CWES 6600 3 825 
7 650 
1922 CGE 6600 3 600 
1922 CGE 6600 3 600 
1926 SGE 600 720 
i 320 
1960 CGE 13800 20) 250 
1961 CGE 13800 20 250 
40 500 
1958 CGE 13800 57 000 
1958 CGE 13800 57 000 
1958 CWES 13800 57 000 
1958 CWES 13800 57 000 
1958 CGE 13800 57 000 
1958 CGE 13800 57 000 
1958 CWES 13800 57 000 
1959 CWES 13800 57 000 
1959 CGE 13800 57 000 
1959: CGE 13800 57 000 
1959 CWES 13800 57 000 
1959 CWES 13800 57 000 
1959 CGE 13800 57 000 
1959 CGE 13800 57 000 
1959 CWES 13800 57 000 
1959 CWES 13800- 57 000 
912 000 
1911 CWES 12000 950 
1941 CWES 12000 950 
1916 CGE 12000 159.5 
3 495 


NORM 


NORMALE 


7 


AL 


HYDRO 
OPERATING HEADS 
HAUTEUR DE CHUTE 
MAXIMUM MINIMOM 
MAXIMUM MINIMUM 
cece eee e cee Mee eves ce cccee 
SEYMOUR Y rp 
LATITUDE 44 19 
LONGITUDE 77 46 


TRENT RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


SIDNEY 6 6 


LATITUDE 
LONGITUDE 
TRENT RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


44 08 
Ut BSS 


MOYEN - 


SILLS ISLAND 5 4 


44 12 
Th Sho 


LATITUDE 
LONGITUDE 
TRENT RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


SILVER FALLS 110 
LATITUDE 48 41 
LONGITUDE 89 37 
KAMINISTIKWIA RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


SIR ADAM BECK #1 91 89 


LATITUDE 
LONGITUDE 
NIAGARA RIVER 
AVERAGE ANNUAL 


43 09 
79 03 


FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


SIR ADAM BECK #2 91 89 


LATITUDE 
LONGITUDE 
NIAGARA RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


43 09 
TEED We} 


SIR ADAM BECK P&G 27 12 
LATITUDE 43 09 
LONGITUDE 79 O04 


NIAGARA RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


SOUTH FALLS 34 33 
LATITUDE 45 00 
LONGITUDE 79 18 


SOUTH MUSKOKA RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


109 


90 


90 


1 


24 


33 


30 


409 


759 


17 


20 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCI PALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM HEAD 
ANNEE ET TURBINE T/MN CHUTE 
FABRICANTS 

M 

1909 WK RF 150 if 
1909 WK RF 150 i 
1910 WK RF 150 7 
1911 WK RF 150 7 
1911 WK RF 150 7 
1911 BOVG RF 120 6 
1911 BOVG RF 120 6 
1911 BOVG RF 120 6 
1911 BOVG RF 120 6 
1926 MSI RP 120 4 
1926 MSI RP 120 4 
TIES) CAC RF 240 101 
1921 WSM RF 188 93 
1921 WSM RF 188 33 
1921 CRMP RF 190 93 
1921 CRMP RF 188 S3) 
1921 CRMP RF 188 93 
1923 DEW RF 188 90 
1923 DEW RF 188 90 
1924 DEW RF 188 90 
1921 DEW RF 190 90 
1930 DEW RF 190 90 
1954 DEW RF 150 89 
1954 DEW RF 150 89 
1954 DEW RF 150 89 
1954 DEW RP 150 89 
1954 DEW RF 150 89 
1954 DEW RF 150 89 
1954 DEW RF 150 89 
1955 DEW RF 150 89 
1955 DEW RF 150 89 
1955 DEW RF 150 89 
1955 DEW RF 150 89 
1955 DEW RF 15¢ 89 
1957 DEW RF 150 89 
1957 DEW RF 150 89 
1958 DEW RF 150 89 
1958 DEW RF 150 89 
1957 EE RPK 2 26 
1957 EE RPK S)e 26 
1957 EE RPK 92 26 
1958 EE RPK 92 26 
1958 EE RPK oz 26 
1958 EE RPK 92 26 
1916 WH RF 720 33 
1925 WK RF 514 33 
1925 WK RF 514 33) 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


aye ay) 


4y 


821 
821 
821 
821 
821 


O44 
O44 
O44 
O44 


746 
746 


760 


641 
641 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1909 CGE 2400 600 
1909 CGE 2400 600 
1910 CGE 2400 600 
1911 CGE 2400 750 
1911 CGE 2400 600 
SH USHy) 
1911 SGE 6600 19S 
1911 SGE 6600 795 
1911 SGE 6600 (Meliss 
Sita SGE 6600 US) 
3 180 
1936 CGE 2300 The Pis: 
1942 CGE 6600 020 
74 PEND 
UE! CWS 13800 45 000 
45 000 
1921 CWES 12000 3€ 000 
1921 CWES 12000 36 000 
1922 CGE 12000 36 000 
1923 CGE 12000 43 200 
1923 CGE 12000 36 000 
1923 CWES 12000 44 0900 
1923 CGE 13800 43 200 
1956 CGE 13800 46 750 
1970 CWES 12000 46 750 
1970 CWES 13800 46 750 
414 650 
1954 CGE 13800 76 475 
1954 CWES 13800 76 475 
1954 CGE 13800 76 475 
1954 CWES 13800 76 475 
1954 CGE 13800 76 475 
1954 CWES 13800 76 475 
1954 CGE 13800 76 475 
1955 CWES 13800 7€ 475 
1955) CGE 13800 76 475 
1955 CWES 13800 76 475 
1955 CGE 13800 76 475 
1955 CWES 13800 76 475 
1957 CGE 13800 76 475 
Ue)est/ CWES 13800 76 475 
1958 CGE 13800 76 475 
1958 CWES 13800 76 475 
1°223 60:0 
1957 CWES 13800 29 450 
1957 CWES 13800 29 450 
1957 CWES 13800 29 450 
1958 CWES 13800 29 450 
1958 CWES 13800 29 450 
1958 CWES 13800 29 450 
176 700 
1916 CGE 6600 €35 
1925 BP 6600 1 600 
1925 BP 6600 600 
3° 83'5 


HYDRO 
OPERATING HEADS 
HAUTEUR DE CHUTE 
MAXIMUM MINIMUM NORMAL 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE 
lisialteteiialeis esis M Aedehe sjaie.c aiaceers 
STEWARTVILLE 48 46 47 
LATITUDE 45 25 
LONGITUDE 76 30 
MADAWASKA RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW®-DEBIT ANNUEL MOYEN - 93 
STINSON 18 16 17 
LATITUDE 46 31 
LONGITUDE 80 43 
WANAPITEI RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 
TRETHEWEY FALLS 11 10 11 
LATITUDE 44 59 
LONGITUDE 79 16 
SOUTH MUSKOKA RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 19 
WAWAITIN 39 38 38 
LATITUDE 48 21 
LONGITUDE 81 30 
MATTAGAMI RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 30 
WELLS 65 59 64 
LATITUDE 46 20 
LONGITUDE 83 35 
MISSISSAGI RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 74 
WHITEDOG FALLS 14 13 14 
LATITUDE 50 07 
LONGITUDE 94 52 
WINNIPEG RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 452 
ORILLIA WATER LIGHT & POWER COMM 
MATTHIAS 14 14 14 
LATITUDE 45 00 
LONGITUDE 79 18 
MUSKOKA RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 16 
MINDEN 22 19 21 
LATITUDE 44 56 
LONGITUDE 78 43 
GULL RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 14 
SWIFT RAPIDS 15 14 14 
LATITUDE 44 51 
LONGITUDE 79 30 
SEVERN RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 35 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCI PALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM 

ANNEE ET TURBINE T/MN 
FABRICANTS 

1948 CAC RF 164 
1948 CAC RF 164 
1948 CAC RF 164 
1969 CAC RF 129 
1969 CAC RF 129 
1925 AC RF 240 
1925 AC RF 240 
1929 MSI RP 331) 
1912 SMs RF 375 
1912 Sis RF 375 
A913 SMS RF 375 
1918 SMS RF 375 
1970 DEW RPF 113 
1970 DEW RPF 113 
1958 DEW RPF 106 
1958 DEW RPF 106 
1958 DEW RPF 106 
1950 SMS RPK 257 
1935 SMS RF 2m 
1935 SMS RF 2h 
1966 CAC RPK PRET 
1966 CAC RPK 207. 
1979 BARB RPF 277 


HEAD 


CHUTE 


We 
17 


11 


38 
38 
38 
38 


62 
62 


15 
15 
15 


13 


20 
20 


14 


14 


CAPACITY 


CAPACITE 


MN bh NH 


AT 
111 


27 
27 
Zi 


NNN 


888 
888 
888 
728 
728 


611 
611 


716 


574 
574 
984 
984 


900 
900 


453 
453 
453 


940 
940 


611 
611 
611 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1948 CGE 13200 20 400 
1948 CGE 13200 20 400 
1948 CGE 13200 20 400 
1969 CGE 13800 45 900 
1969 CGE 13800 45 900 
153 000 
I25 CGE 2300 2 000 
1925 CGE 2300 2 000 
4 000 
1929 SGE 6600 1 600 
1 600 
1912 CWES 12000 2 500 
1912 CWES 12000 2 500 
1913 CWES 12000 38375 
1918 CWE 12000 3eSS 
V1 7510 
1970 CGE 13800 101 650 
1970 CGE 13800 101 650 
203 300 
1958 CWES 13800 21 600 
1958 CWES 13800 21 600 
1958 CWES 13800 215 6010 
64 800 
6 443 700 
1950 GE 2300 282 
2 812 
1935 GE 2300 1 800 
1935 GE 2300 1 800 
3 600 
1966 CGE 2400 2 700 
1966 CGE 2400 2 700 
1978 CGE 2400 2 700 
8 100 


14 512 


HYDRO 


OPERATING HEADS 


HAUTEUR DE CHUTE 


MAXIMUM MINIMUM NORMAL 


MAXIMUM MINIMUM NORMALE 


ecc ccc cc cc eMec cece ceccses 


OTTAWA HYDRO 


CHAUDIERE #2 We? S Uz 
LATITUDE 45 25 

LONGITUDE 75 43 

OTTAWA RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 1h) 
CHAUDIERE #4 ue 10 iz 
LATITUDE 45 25 

LONGITUDE 75 43 

OTTAWA RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 92 


PARRY SOUND PUBLIC UTILITIES COMM 


PARRY SOUND 7 6 tf 
LATITUDE 45 22 

LONGITUDE 80 01 

SEQUIN BASIN 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 4 


PETERBOROUGH UTILITIES COMM 


PETERBOROUGH 9 u 8 
LATITUDE 44 18 

LONGITUDE 78 #19 

OTONABEE RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 57 


RENFREW HYDRO ELECTRIC COMA 


PLANT #1 12 10 11 
LATITUDE 45 30 

LONGITUDE 76 43 

BONNECHERE RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 8 
PLANT #2 12 12 24 
LATITUDE 45 30 

LONGITUDE 76 43 

BONNECHERE RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 8 


SPRUCE FALLS POWER & PAPER CO LTD 
KAPUSKASING HYDRO 10 8 9 
LATITUDE 49 30 


LONGITUDE 82 25 
KAPUSKASING RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 23 
SMOKY FALLS 36 32 35 
LATITUDE 50 03 

LONGITUDE 82 08 

MATTAGAMI RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 170 


56 ae 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCI PALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM 
ANNEE ET TURBINE T/MN 
FABRICANTS 

1908 Sms RF 180 
1908 SMS RF 180 
1984 BHTC RF 180 
1931 WH RF 163 
1981 WWE RF 163 
ae) BOVG RF 200 
OS) BOVG RF 25) 
1950 CVIC RF 150 
1950 JL RF 180 
1950 WH RF 180 
1910 SMS RF 400 
1911 SMS RF 400 
1953 CB RF 400 
1927 CB RF 300 
1936 CB RF 300 
1923 DEW RF 180 
1928 AC RF 164 
1928 AC RF 164 
1928 AC RF 164 
1931 AC RF 164 


HEAD 


CHUTE 


12 
12 
12 


12 
12 


12 
12 
nz 


12 
12 


34 
34 
34 
34 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


Fe 


13 
13 
13 
13 


716 
716 
716 


028 
028 


448 
448 
448 


336 
336 


865 


987 
987 
987 
987 


HYDRO 


MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 

MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 

ANNEE ET VOLTS  CAPACITE 

FABRICANTS 

KW 

1909 CWES 4000 1 462 

1909  CWES 4000 1 462 

1909  CWES 4000 Aegan 

4 386 

1900 CGE 4000 3 960 

1900 CGE 4000 3 960 

7 920 

12 306 

1919  SGE 2300 420 

1919 CWES 2300 920 

1 340 

1 340 

1902 WEST 2240 1 200 

1905 CGE 2300 1 400 

1920 CGE 2300 1 500 

4 100 

4 100 

1912 “sce 4160 270 

1912  SGE 4160 270 

1954 EE 4160 480 

1 020 

1900 CGE 4160 580 

1900 CGE 4160 330 

960 

1 980 

1923. GE 2300 1 800 

1 800 

1928 GE 6600 13 200 

1928 GE 6600 13 200 

1928 GE 6600 13 200 

1931 GE 6600 13 200 

52 800 


54 600 


HYDRO 


OPERATING HEADS 


HAUTEUB DE CHUTE 


MAXIMUM MINIMUM NORMAL 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE 
cc cc ccs co eee cece co cccce 
ST LAWRENCE SEAWAY AUTHORITY 
WELLAND Lae 49 56 
LATITUDE 43 09 
LONGITUDE 19 Ul 
WELLAND CANAL 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 5 
TRENT UNIVERSITY 
NASSAU 5 3 5 
LATITUDE 44 21 
LONGITUDE 78 18 
OTONABEE RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 34 
MANITOBA 
MANITOBA HYDRO 
GRAND RAPIDS 40 34 38 
LATITUDE 53510 
LONGITUDE 99 16 
SASKATCHEWAN RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 595 
GREAT FALLS 18 15 18 
LATITUDE 50) 27) 
LONGITUDE 96 00 
WINNIPEG RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 850 
JENPEG 12 5 7 
LATITUDE 54 32 
LONGITUDE 98 02 
NELSON RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 1 841 
KELSEY 18 14 16 
LATITUDE 56 02 
LONGITUDE 96 32 
NELSON RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 2 209 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 
MANUFACTURER RUNNER 
ANNEE ET TURBINE 
FABRICANTS 
1932 SMS RF 
1932 ous RF 
1932 SMS RF 
1902 WK RF 
1902 WK RP 
1926 VICK RF 
ONTARIO, TOTAL 
1965 JI RPK 
1965 JI RPK 
1965 JI RPK 
1968 CAC RPK 
1923 DEW RPF 
1923 DEW RPF 
1926 DEW RPF 
1927 Sus RPF 
1928 DEW RPF 
1928 DEW RPF 
1977 LMW RPK 
1978 LMW RPK 
1978 LMW RPK 
1978 LMW RPK 
1979 LAW RPK 
1979 LAW RPK 
1960 DEW RPF 
1960 DEW RPF 
1960 DEW RPF 
1960 DEW RPF 
1961 DEW RPF 
1969 DEW RPF 
1972 DEW RPF 


360 
360 
360 


120 


112 
112 
112 
112 


139 
139 
139 
139 
139 
139 


62 
62 
62 
62 
62 
62 


103 
103 
103 
103 
103 
103 
103 


HEAD 


CHUTE 


49 


49 


snNNYNS 


15 
15 
15 
Us} 
15 
5 
15 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


3) 730 
3 730 
3 730 


522 
522 
1 194 


900 
900 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1932 CGE 6600 4 000 
1932 CGE 6600 4 000 
1932 CGE 6600 4 000 
12 000 
12 000 
1902 CGE 6600 360 
1902 CGE 6600 360 
1926 CGE 6600 1 500 
2 220 
2220 
NSAP ts 
1965 CGE 13800 109 250 
1965 CGE 13800 109 250 
1965 CGE 13800 109 250 
1968 CGE 13800 109 250 
437 000 
1923 CGE 11000 22 000 
1923 CGE 11000 22 000 
1926 CGE 11000 22 000 
1927 CGE 11000 22 000 
1928 CGE 11000 22 000 
1928 CGE 11000 22 000 
132 000 
1o77 LMW 4200 31 000 
1978 LMW 4200 31 000 
1978 LMW 4200 31 000 
1978 LAW 4200 31 000 
UMA) LMW 4200 31 000 
1979 LMW 4200 31 000 
186 000 
1960 CGE 13800 33% 750 
1960 CGE 13800 337 7510 
- 1960 CGE 13800 3315750 
1960 CGE 13800 33 750 
1961 CGE 13800 33 750 
1969 CGE 13800 330750 
1972 CGE 13800 sje} 7/6 %0) 


HYDRO 
OPERATING HEADS 
HAUTEUR DE CHUTE 
MAXIMUM MINIMUM NORMAL 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE 
sec cece cee Mone cee cossees 
KETTLE RAPIDS 34 27 32 
LATITUDE 56) 23 
LONGITUDE 94 38 
NELSON RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 3 058 
LAURIE RIVER NO 1 17 15 dd 
LATITUDE 56 14 
LONGITUDE 101 00 
LAURIE RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 27 
LAURIE RIVER NO 2 17 16 iY 
LATITUDE 56 15 
LONGITUDE 101 07 
LAURIE RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 27 
LONG SPRUCE 27 22 24 
LATITUDE 56 24 
LONGITUDE 94 22 
NELSON RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 3 058 
MC ARTHUR 8 6 7 
LATITUDE 50 24 
LONGITUDE 96 00 
WINNIPEG RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 850 
PINE FALLS 12 9 11 
LATITUDE 50 34 
LONGITUDE 96 11 
WINNIPEG RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 850 
SEVEN SISTERS 20 16 19: 
LATITUDE 50007 
LONGITUDE Koy BOP 
WINNIPEG RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 850 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM 
ANNEE ET TURBINE T/MN 
FABRICANTS 

1970 DEW RPF 90 
1971 DEW RPF 90 
1971 DEW RPF 90 
1971 DEW RPF 90 
1972 DEW RPF 90 
STZ DEW RPF 90 
Oss} DEW RPF 90 
UUs) DEW RPF 90 
1973 DEW RPF 90 
1974 DEW RPF 90 
1974 DEW RPF 90 
1974 DEW RPF 90 
1952 AC RF 200 
1952 AC RF 200 
1958 JI RF 164 
WENT! DEW RPF 82 
1977 DEW RPF 82 
1978 DEW RPP 82 
1978 DEW RPF 82 
1978 DEW RPF 82 
1978 DEW RPF 82 
1979 DEW RPF 82 
1979 DEW RPF 82 
1979 DEW RPF 82 
1979 DEW RPF 82 
1954 DEW RPF 86 
1954 DEW RPF 86 
1954 DEW RPF 86 
1954 DEW RPF 86 
1955 DEW RPF 86 
1955 DEW RPF 86 
1955 DEW RPF 86 
1955 DEW RPF 86 
1951 DEW RPF 95 
1951 DEW RPF 95 
1952 DEW RPF 95 
1952 DEW RPF 95 
1952 DEW RPF 95 
1952 DEW RPF 95 
1931 AC RPF 138 
1931 DEW RPF 138 
1931 SMS RPE 138 
1949 DEW RPF 129 
1950 DEW RPF 129 
1952 DEW RPF 129 


HEAD 


CHUTE 


ai? 
e/ 


UZ) 


i i ie Be i i | 


CAPACITY 


CAPACITE 


SNANYAYYNNY 


611 
611 


222 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1970 MITS 13800 102 000 
1971 MITS 13800 102 000 
1971 MITsS 13800 102 000 
1971 MITS 13800 102 000 
1972 MITS 13800 102 000 
1972 MITS 13800 102 000 
1973 MITS 13800 102 000 
1973 MITS 13800 102 000 
1973 MITS 13800 102 000 
1974 MITS 13800 102 000 
1974 MITS 13800 102 000 
1974 MITS 13800 102 000 
1 224 000 
1952 CGE 2300 2 475 
1952 CGE 2300 2 475 
4 950 
1958 CGE 2300 5 400 
5 400 
UST CGE 13800 98 000 
1977 CGE 13800 98 000 
1978 CGE 13800 98 000 
1978 CGE 13800 98 000 
1978 CGE 13800 98 000 
1978 CGE 13800 98 000 
1979 CGE 13800 98 000 
197.9) CGE 13800 98 000 
1979 CGE 13800 98 000 
1979 CGE 13800 98 000 
980 000 
1954 CGE 6900 7 650 
1954 CGE 6900 7 650 
1954 CGE 6900 7 650 
1954 CGE 6900 T6519 
1955 CGE 6900 7 650 
1955 CGE 6900 7 650 
1955 CGE 6900 7 650 
1955 CGE 6900 7 650 
61 200 
1951 CGE 13800 13 950 
1951 CGE 13800 1395.0 
1952 CGE 13800 13; 95,0 
1952 CGE 13800 135 95:0 
1952 CGE 13800 135595, 
1952 CGE 13800 13,5950 
83 700 
1931 CGE 11000 25 000 
1931 CGE 11000 25 000 
1931 CGE 11000 25 000 
1949 CGE 11000 25 000 
1950 CGE 11000 25 000 
1952 CGE 11000 25 000 
150 000 


500 


HYDRO 
OPERATING HEADS 


HAUTEUOR DE CHUTE 


MAXIMUM MINIMUM NORMAL 


MAXIMUM MINIMUM NORMALE 


ccc cc ccc cee Mec cece cc ccece 


WINNIPEG CITY OF 
POINTE DU BOIS 14 14 14 


LATITUDE 50 18 

LONGITUDE 95 33 

WINNIPEG RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 736 


SLAVE FALLS 9 ¢) ) 


LATITUDE 50513 

LONGITUDE 959935 

WINNIPEG RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 736 


SASKATCHEWAN 


ELDORADO NUCLEAR LTD 
CHARLOT RIVER 24 28 26 


LATITUDE et) EY/ 

LONGITUDE 109 08 

CHARLOT RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


WATERLOO LAKE 20 20 20 


LATITUDE SO Si 

LONGITUDE 108 58 

CHARLOT BIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 42 


WELLINGTON LAKE 26 24 25 


LATITUDE 
LONGITUDE 
TAZIN RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 24 


59 38 
109 04 


SASKATCHEWAN POWER CORP 
COTEAU CREEK 54 44 53 


LATITUDE 51 17 
LONGITUDE 106 52 
SASKATCHEWAN RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 244 


—59ue 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCI PALES 


YEAR AND 
MANUFACTURER RUNNER RPM 
ANNEE ET TURBINE T/MN 
FABRICANTS 
1911 BOVG RF 164 
1911 BOVG RF 164 
1911 BOVG RF 164 
1911 BOVG RF 164 
1911 BOVG RF 164 
1914 WYSS RF 138 
1914 Wyss RF 138 
1914 WYSS RF 138 
1922 BOVG RF 150 
1922 BOVG RF 150 
1922 BOVG RF 150 
1923 cvic RF 150 
1923 CvIc RF 150 
1923 cviIc RF 150 
1925 BOVG RF 150 
1925 BOVG RF 150 
1931 DEW RPF 95 
1931 DEW RPF 95 
1936 DEW RPF 95 
1936 DEW RPF 95 
1946 DEW RPF 95 
1946 DEW RPF 95 
1948 DEW RPF 35 
1948 DEW RPF 95 
MANITOBA, TOTAL 
1978 DEW RF 300 
1978 DEW RF 300 
1961 AC RPK 225 
1939 AC RF 300 
1959 AC RF 300 
1968 EE RF 129 
1968 EE RF 129 
1968 EE RF 129 


HEAD 


CHUTE 


wwonunnwunwwo 


28 
28 


19 


21 
74 


53 
53 
53 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


ADAaAnnnwnn wn ww Ww WwW Ww Ww 
= 
= 
~ 


DmDMDDDDDOO 
wo 
uw 
Ls) 


5 341 
5 341 


7 460 


238 
238 


NN 


62 664 
62 664 
62 664 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUOPACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1911 VICK 6600 3 000 
1911 VICK 6600 3 000 
1911 VICK 6600 3 000 
1911 VICK 6600 3 000 
1911 VICK 6600 3 000 
1914 CWES 6600 4 000 
1914 CWES 6600 4 000 
1914 CWES 6600 4 000 
1922 CGE 6600 5 200 
1922 CGE 6600 5 200 
1922 CGE 6600 5 200 
1923 SGE 6600 5 200 
1923 SGE 6600 5 200 
1923 SGE 6600 5 200 
1925 SGE 6600 5 200 
1925 SGE 6600 5 200 
68 600 
1931 SGE 6600 9 000 
19S SGE 6600 9 000 
1936 SGE 6600 9 000 
1936 SGE 6600 9 000 
1946 CGE 6900 9 000 
1946 CGE 6900 9 000 
1948 CGE 6900 9 000 
1948 CGE 6900 9 000 
72 000 
140 600 
3 641 100 
1978 CGE 6900 5, 1350 
1978 CGE 6900 SPsy3i0 
10 260 
1961 WEST 6900 7 500 
7-500. 
1939 CGE 2300 2 400 
1959 CGE 2300 2 400 
4 800 
22 560 
1968 WEST 14000 55 980 
1968 WEST 14000 55 980 
1968 WEST 14000 55 980 
167 940 


NORMAL 


NORMALE 


it) 


HYDRO 
OPERATING HEADS 
HAUTEUR DE CHUTE 
MAXIMUM MINIMUM 
MAXIMUM MINIMOMN 
sec cc ccc cee Mec cece coseees 
ISLAND FALLS 18 17 
LATITUDE 55730 
LONGITUDE 102 23 


CHURCHILL RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW~DEBIT ANNUEL MOYEN - 


SQUAW RAPIDS 34 Pa) 
LATITUDE 53 42 
LONGITUDE 103 20 


SASKATCHEWAN RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


ALBERTA 


ALBERTA POWER LTD 


JASPER 152 152 
LATITUDE 52 48 
LONGITUDE 118 03 


ASTORIA RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN 


TRANSALTA UTILITIES CORP 


BAERIER 47 37 
LATITUDE 51 02 
LONGITUDE 115 02 


KANANASKIS RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN 


BEARSPAW uh) 14 
LATITUDE 51 08 

LONGITUDE 114 18 

BOW RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN 


BIGHORN 91 52 
LATITUDE 52718 
LONGITUDE 116 19 


NORTH SASKATCHEWAN R 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 
BRAZEAU 121 119 
LATITUDE 52 54 

LONGITUDE 415: 15 


BRAZEAU RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL HOYEN 


32 


476 


152 


46 


13 


15 


82 


75 


79 


120 


52 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCI PALES 


YEAR AND 
MANUFACTURER RUNNER RPM 
ANNEE ET TURBINE T/MN 
FABRICANTS 
1928 IPM RPF 400 
1928 IPM RPF 400 
1930 DEW RPF 164 
1930 DEW RPF 164 
1930 DEW RPF 164 
1937 DEW RPF 150 
1939 DEW RPF 150 
1948 DEW RPF 150 
1959 DEW RPF 150 
1963 JOHN RF 120 
1963 JOHN RP 120 
1963 JOHN RF 120 
1963 JOHN RF 120 
1964 JOHN RF 120 
1964 JOHN RF 120 
1966 AC RF 120 
1967 AC RF 120 
SASKATCHEWAN, TOTAL 
1949 PWwW ee. 450 
1956 JL RF 1200 
1947 DEW RF 225 
1954 KMW RPK 129 
1972 DEW RF 180 
1972 DEW RF 180 
1965 DEW RF 164 
1967 DEW RF 150 


HEAD 


CHUTE 


152 
159 


41 


15 


13} 
75 


118 
118 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


10 


ttS) 


55 
55 


156 
186 


932 
932 
309 
309 
309 
174 
174 
174 
174 


316 
316 
316 
316 
316 
316 
351 
351 


450 
925 


071 


479 


950 
950 


660 
500 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS  CAPACITE 
PABRICANTS | 
KW 
1928 GE 600 800 
1928 GE 600 800 
1930 GE 6600 10 800 
1930 GE 6600 10 800 
1930 GE 6600 10 800 
1937 GE 6600 18 000 
1939 GE 6600 18 000 
1948 GE 6600 18 000 
1959 GE 6600 17 100 
105 100 
1963 BE 14400 33 750 
1963 EE 14400 33 750 
1963. EE 14400 33 750 
1963 EE 14400 33 750 
1964 EE 14400 33 750 
1964 EE 14400 33 750 
1966 WEST 14400 38 700 
1967 WEST 14400 38 700 
279 900 
552 940 
575 500 
1949 CGE 6600 450 
1956 CGE 2400 950 
1 400 
1 400 
1947 CWES 13200 9 560 
9 560 
1954 CWES 13800 15 300 
15 300 
1972 EE 13800 59 000 
1972 EE 13800 59 000 
118 000 
1965 CWES 13800 144 000 
1967 CWES 13800 161 500 
305 500 


HYDRO 

CASCADE 

LATITUDE St 13. 
LONGITUDE 1157736 


CASCADE CANAL 


AVERAGE ANNUAL FLOW- 


GHOST 

LATITUDE 2h 918} 
LONGITUDE 114 42 
BOW RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW- 


HORSESHOE 
LATITUDE S107, 
LONGITUDE 115 01 
BOW RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW- 


INTERLAKES 
LATITUDE 50 38 
LONGITUDE 115 08 


UPPER KANANASKIS L 


AVERAGE ANNUAL FLOW- 


KANANASKIS 
LATITUDE 51 06 
LONGITUDE 115 O04 
BOW RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW- 


OUTLET WORKS 


LATITUDE 527758 
LONGITUDE Aoi 6 
BRAZEAU RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW- 


POCATERRA 
LATITUDE 50 45 
LONGITUDE 115 07 


KANANASKIS RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW- 


RUNDLE 
LATITUDE 51 05 
LONGITUDE Wily 2 


SPRAY BIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOK- 


SPRAY 

LATITUDE 51 04 
LONGITUDE 115 24 
SPRAY RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW- 
THREE SISTERS 
LATITUDE 51 00 
LONGITUDE 115 23 
SPRAY RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW- 


OPERATING HEADS 


HAUTEUR DE CHUTE 


NORMAL 


NORMALE 


MAXIMUM MINIMUM 

MAXIMUM MINIMUM 

ccc ccccccceMec cece cccccce 
105 99 


DEBIT ANNUEL MOYEN 


34 Ze 


DEBIT ANNUEL MOYEN 


22 21 


DEBIT ANNUEL MOYEN 


39 19 


DEBIT ANNUEL MOYEN 


23 21 


DEBIT ANNUEL MOYEN 


DEBIT ANNUEL MOYEN 


67 50 


DEBIT ANNUEL MOYEN 


98 96 


DEBIT ANNUEL MOYEN 


276 274 


DEBIT ANNUEL 


18 7 


DEBIT ANNUEL MOYEN 


104 


32 


83 


22 


72 


27 


22 


72 


S2 


64 


7. 


11 


275 


11 


14 


11 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCI PALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM 
ANNEE ET TURBINE T/MN 
FABRICANTS 

1942 DEW RF 300 
1957 DEW RF 300 
1929 DEW RF 150 
1929 DEW RF 150 
1954 EE RF 150 
1953 KMW RF 300 
1954 DEW RF 225 
1955 KMW RF 300 
1955 DEW RF 225) 
1955 CAC RF 257 
1913 CAC RF 163 
1913 CAC RF 163 
1951 DEW RPF 225 
1965 DEW RPK 150 
1967 DEW RPK 150 
1955 CAC RF 240 
1951 DEW RF 300 
1960 DEW RF 300 
1951 DEW RF 450 
1960 DEW RF 450 
1951 DEW RPF PAUAT| 


ALBERTA, TOTAL 


HEAD 


CHUTE 


98 
98 


az 
SZ 
28 


30 


| 


21 


56 


97 
oy 


267 
267 


Ub) 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


17 
17 


13 


22 


mW mw 


or 


13 


17 
29 


46 
46 


158 
158 


428 
428 
380 


595 
491 


476 
476 
952 


586 


586 


726 


158 
840 


252 
252 


686 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS  CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1942 CWES 13200 17 000 
1957 CWES 13200 17 000 
34 000 
1929 CWES 13200 12.750 
1929 cWEE 13200 12 750 
1954 CWES 13200 21: 150 
46 650 
1911 CGE 12000 3 375 
191 CGE 12000 5 625 
1911 CGE 12000 3 375 
1914 & iCGE 12000 5 625 
18 000 
1955  CWES 4160 5 040 
5 040 
1913 SGE 12000 3 400 
1913 SGE 12000 3 400 
1951 CWES 12000 9 560 
16 360 
1965 CWES 13200 9 720 
1967 CWES 13200 9 720 
19 440 
1955  CWES 13800 13 500 
13 500 
1951 CWES 13200 17 000 
1960 CWES 13200 29 750 
46 750 
1951  CWES 13200 40 400 
1960 CWES 13200 40 400 
80 800 
1951 CWES 6900 3 400 
3 400 
732 300 
733 700 


HYDRO 


OPERATING 


HAUTEUOR DE CHUTE 


HEADS 


MAXIMUM MINIMUM NORMAL 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE 
cece ccc cee Mec cece ce cccee 
BRITISH COLUMBIA - COLOMBIE-BRITANNIQUE 
ALCAN SMELTERS & CHEMICALS LTD 
KEMANO 789 785 788 
LATITUDE 53 34 
LONGITUDE 127 56 
NECHAKO RESERVOIR 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - A270 
BRITISH COLUMBIA HYDRO & POWER AUTH 
ABERFELDIE 85 82 84 
LATITUDE 49 38 
LONGITUDE 115 17. 
BULL RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN 31 
ALOUETTE 52 34 44 
LATITUDE 49 23 
LONGITUDE ZZenhG, 
ALOUETTE LAKE 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN 14 
ASH RIVER 253 233 248 
LATITUDE 49 24 
LONGITUDE 125 05 
ASH RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN 11 
BRIDGE RIVER #1 411 366 4O4 
LATITUDE 50 43 
LONGITUDE 122 14 
BRIDGE RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN 39 
BRIDGE RIVER #2 413 367 405 
LATITUDE 50 43 
LONGITUDE 122 14 
BRIDGE RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN 34 
CHEAKAMUS 341 326 338 
LATITUDE 49 55 
LONGITUDE 123 18 
CHEAKAMUS RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN 29 
CLAYTON FALLS 76 13 74 
LATITUDE SP) 727) 
LONGITUDE 126 48 
CLAYTON CREEK 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN 1 
CLOWHOM 55 39 50 
LATITUDE 49 43 
LONGITUDE A235 32 
CLOWHOM RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN 32 


=~-625— 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCI PALES 


YEAR AND 
MANUFACTURER 
ANNEE ET 
FABRICANTS 
1954 CAC 
1954 PRW 
1954 DEW 
1956 PWa 
1956 DEW 
1957 PWW 
1958 DEW 
1967 DEW 
1922 SMS 
1922 SMS 
1928 EE 
1959 

1948 VIW 
1949 viW 
1949 viw 
1954 VIW 
1959 VEW 
1959 VEW 
1960 NEYC 
1960 NEYC 
WOSY viIW 
1957 VIW 
1961 GGG 
1958 vVIW 


RUNNER 


TURBINE 


RF 
RF 


RF 


RF 


a? 


RF 
RF 


RF 


RF 


RPM 


T/MN 


327 
327 
327 
327 
327 
327 
327 
327 


600 
600 


200 


514 


300 
300 
300 
300 


300 
300 
300 
300 


400 
400 


120 


HEAD CAPACITY 


CHUTE CAPACITE 


MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


4 KW 
762 UTe900 
762 111 900 
762 111 900 
762 111 900 
762 111 900 
762 111 900 
762 111 900 
762 111 900 
84 2ae7:23 
84 ZaeZ3 
38 9m 25) 
224 26 110 
384 51 474 
384 51 474 
384 51 474 
384 51 474 
385 61 172 
385 61 172 
385 Gl 072 
385 (Sa el 
291 70 870 
291 70 870 
ws) 783 
44 29 840 


YEAR AND 
MANUFACTURER 
ANNEE ET 
FABRICANTS 
1954 CGE 
1954 CWES 
1954 EE 
1956 CWES 
1956 CGE 
1957 EE 
1958 CGE 
1967 CWES 
1922 CWES 
1922 CWES 
1928 EE 
1959 WEST 
1948 CWES 
1949 CWES 
1949 CWES 
1954 CWES 
1959 CWES 
1959 CWES 
1960 CWES 
1960 CWES 
1957 CHES 
1957 CWES 
1961 CGE 
1958 CWES 


VOLTS 


VOLTS 


13800 
13800 
13800 
13800 
13800 
13800 
13800 
13800 


2200 
2200 


6825 


13800 


13800 
13800 
13800 
13800 


13800 
13800 
13800 
13800 


13800 
13800 


2400 


13800 


HYDRO 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


8 000 


25 200 


25 200 


30 000 


30 000 


HYDRO 

ELKO PLANT 
LATITUDE 49 18 
LONGITUDE 115 04 
ELK RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW- 


FALLS RIVER 


LATITUDE 
LONGITUDE 
FALLS RIVER 


54 00 
129 44 


AVERAGE ANNUAL FLOW- 


GORDON M SHRUN 


S5eo6 
122 07 


LATITUDE 
LONGITUDE 
PEACE BIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW- 


JOHN HART 


LATITUDE 50 03 
LONGITUDE 125 20 
CAMPBELL RIVER 

AVERAGE 


JORDAN RIVER 


LATITUDE 
LONGITUDE 
JORDAN RIVER 


48 25 
124 03 


AVERAGE ANNUAL FLOW- 


KOOTENAY CANAL 


LATITUDE 49 27 
LONGITUDE tag. 30 
KOOTENAY RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW- 


LA JOIE 
LATITUDE 50 48 
LONGITUDE "22 52 


DOUNTON LAKE 


AVERAGE ANNUAL FLOK- 


LADORE FALLS 


LATITUDE 50 02 
LONGITUDE 125523 
CAMPBELL RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW- 


LAKE BUNTZEN #1 


LATITUDE 
LONGITUDE 
LAKE BUNTZEN 


49 23 
ZZ 


AVERAGE ANNUAL FLOW- 


ANNUAL FLOW- 


OPERATING HEADS 


HAUTEUR DE CHUTE 


MAXIMUM MINIMUM NORMAL 
MAXIMUM MININOM NORMALE 
ccc ccccccceMeccces cccccee 
63 60 61 
DEBIT ANNUEL MOYEN - 58 
64 57 63 
DEBIT ANNUEL MOYEN - 4 
168 136 162 
DEBIT ANNUEL MOYEN - 1 076 
125 122 v23 
DEBIT ANNUEL MOYEN - 91 
340 323 334 
DEBIT ANNUEL MOYEN - 11 
82 78 80 
DEBIT ANNUEL MOYEN - 782 
78 43 61 
DEBIT ANNUEL MOYEN - 20 
38 23 37 
DEBIT ANNUEL MOYEN - 103 
126 a2i 123 
DEBIT ANNUEL MOYEN - 19 


- 63 - 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCI PALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM 
ANNEE ET TURBINE T/AN 
FABRICANTS 

1924 DEW RF 360 
1924 DEW RF 360 
1930 DEW RF 450 
1960 DEW RF 600 
1968 MITI RF 150 
1968 MITI RF 150 
1968 MITI RF 150 
1969 MITI RF 150 
1969 MITI RF 150 
1971 TOBA RF 150 
1972 TOBA RF 150 
1972 TOBA RF 150 
1974 FUJI RF 150 
1980 FUJI RF 150 
1948 DEW RF 327 
1949 DEW RF S2y 
1949 DEW RF 327 
1949 DEW RF 327 
1953 DEW RF 327 
1953 DEW RF SAT) 
1971 RF 257 
1975 MITI RF 129 
1975 MITI RF 129 
1976 MITI RF 29 
1976 MITI RF 129 
1957 CAC RF 200 
1956 DEW RF 138 
1957 DEW RF 138 
1951 vViIW RF 240 


HEAD 


CHUTE 


58 
58 


76 
76 


152 
15:2 
152 
152 
152 
152 
152 
152 
152 
152 


119 
119 
119 
119 
119 
119 


265 


LS. 
75 
25. 
75 


54 


37 
37 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


5u595 
5) 595, 


4 476 
4 476 


231 260 
231 260 
231 260 
231 260 
231 260 
231 260 
260 
260 
750 
750 


20 888 
20 888 
20 888 
20 888 
20 888 
20 888 


628 


Wt 
127 
27) 
t27 


566 
566 
566 
566 


22 380 


26 110 
26 110 


52 220 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1924 GE 6600 4 800 
1924 GE 6600 4 800 
9 600 
1930 EE 6600 4 800 
1960 CWES 6600 4 800 
9 600 
1968 CGE 13800 227 000 
1968 CGE 13800 227 000 
1968 CGE 13800 227 000 
1969 CGE 13800 227 000 
1969 CGE 13800 227 000 
1971 TOBA 13800 227 000 
SUA TOBA 13800 227 000 
1972 TOBA 13800 227 000 
1974 FUJI 13800 300 000 
1980 FUJI 13800 300 090 
2 416 000 
1948 WEST 13800 20 000 
1949 WEST 13800 20 000 
1949 WEST 13800 20 000 
1949 WEST 13800 20 000 
1953 WEST 13800 20 000 
1953 WEST 13800 20 000 
120 000 
1971 MITI 13800 150 000 
150 000 
O75: CGE 13800 1325300 
1975 CGE 13800 132 300 
1976 CGE 13800 132 300 
1976 CGE 13800 132 300 
529 200 
1957 GE 13800 22 000 
22 000 
1956 GE 13800 27 090 
1957 GE 13800 27 000 
54 000 
1951 CWES 13800 50 000 
50 000 


HAUTEUR DE CHUTE 


HEADS 


MINIMUM 


MINIMOM 


NORMAL 


NORMALE 


eer c ccs coe Mes cece ccccces 


HYDRO 
OPERATING 
MAXIMUM 
MAXIMUM 
LAKE BUNTZEN #2 119 
LATITUDE 49 22 


LONGITUDE 122953 
LAKE BUNTZEN 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


MICA 184 


LATITUDE 52 05 

LONGITUDE 118 34 

COLUMBIA RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


PEACE CANYON 43 


LATITUDE 55°56, 

LONGITUDE 122 00 

HUDSON HOPE 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


PUNTLEDGE 109 


LATITUDE 49 41 

LONGITUDE 125 02 

PUNTLEDGE RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


RUSKIN 41 


LATITUDE 49 12 

LONGITUDE 122 25 

HAYWARD LAKE 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


SETON 51 


LATITUDE 50 41 

LONGITUDE T2156 

SETON CREEK 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


SEVEN MILE 66 


LATITUDE 49 01 

LONGITUDE unks Sy 

PEND D OREILLE RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


SHUSWAP FALLS 30 


LATITUDE 50 15 

LONGITUDE 118 39 

SHUSWAP RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


SPILLIMACHEEN 70 


LATITUDE 50 54 
LONGITUDE 116 25 
SPILLIMACHEEN RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


STAVE FALLS 40 
LATITUDE 49°14 
LONGITUDE 422 21 

STAVE LAKE 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


116 


MOYEN 


38 


MOYEN 


107 


MOYEN 


29 


MOYEN 


39 


MOYEN 


50 


MOYEN 


24 


MOYEN 


66 


MOYEN 


29 


MOYEN 


119 


21 


t33 


572 


40 


1 076 


107 


25 


40 


118 


45 


74 


58 


673 


26 


28 


68 


35 


125 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCI PALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM 
ANNEE ET TURBINE T/MN 
FABRICANTS 

1913 PD £P 200 
1914 PD IP 200 
1919 PD iP 200 
1976 HITA RF 129 
1976 HITA RF 129 
1976 UMW RF 129 
1977 LMW RF 129 
1980 LAW RF 67 
1980 LMW RF 67 
1980 LMW RF 67 
1980 Law RF 67 
1955 AC RF 2d 
1930 DEW RF 120 
1938 DEW RF 120 
1950 DEW RF 120 
1956 CAC RF 120 
1979 MITI RF 95) 
1980 MITI RF o> 
1980 MITI RF o>) 
1929 AC RF 200 
1942 AC RF Zor 
1955 VIW RF 600 
1955 viIW RF 600 
1955 EE RF 600 
1912 WYSS RF 225 
1912 WYss RF 793) 
1916 WYSS RF PAPI) 
1922 WYSS RF 225) 
1925 CAC RF 225 


HEAD 


CHUTE 


171 


40 
40 


37 


37 


45 


58 
58 
58 


22 


63 
63 
63 


34 
34 
34 
34 
34 


CAPACITY 


CAPACITE 


443 
443 
443 
443 


179 
179 
US) 
79 


26 


35 
35 
35 


43 


177 
177 
iad 


-OWOWW 


071 
071 
071 


870 
870 


040 
040 


062 
062 
062 


641 


548 
548 
548 


835 
984 


895 
895 
238 


698 
698 
698 
698 
190 


HYDRO 


MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
PABRICANTS 
KW 
1913 DK 2200 8 900 
1914 DK 2200 8 900 
1914 DK 2200 8 900 
26 700 
1976 CGE 16000 434 000 
1976 CGE 16000 434 000 
1976 CGE 16000 434 000 
1977 CGE 16000 434 000 
1 736 090 


1980 MITI 13800 175 000 
1980 MITI 13800 175 000 
1980 MITI 13800 175 000 
1980 MITI 13800 175 000 


700 000 

A955) WEST 13800 27 000 
27 000 

1930 CWES 13800 SiS> A108) 
1938 CWES 13800 35 200 
1950 CWES 13800 35 200 
105 600 

1956 CWES 13800 42 000 
42 000 


1979 HITA 13800 202 500 
1980 HITA 13800 202 500 
1980 HITA 13800 202 500 


607 500 

ng29 WEST 2300 2 400 
1942 CGE 2300 2 800 
5 200 

1955 WEST 4160 900 
1955 WEST 4160 900 
1955 EE 4160 2 200 
4 000 

1912 CGE 4400 10 500 
1912 CGE 4400 10 500 
1916 CGE 4400 10 500 
1922 CGE 4400 10 500 
1925 CGE 4400 10 500 


HY DRO 
OPERATING HEADS 
HAUTEUR DE CHUTE 
MAXIMUM MINIMOM NORMAL 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE 
cece cece cceMcccccccccccce 
STRATHCONA 46 23 43 
LATITUDE 50 00 
LONGITUDE 125 34 
CAMPBELL RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 65 
WAHLEACH 620 600 614 
LATITUDE 49 14 
LONGITUDE 121 44 
WAHLEACH LAKE 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 6 
WALTER HARDMAN 250 247 250 
LATITUDE 50 49 
LONGITUDE 118 03 
CRANBERRY CREEK 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 2 
WHATSHAN 206 195 203 
LATITUDE 50 00 
LONGITUDE 118 05 
WHATSHAN LAKE 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - ) 
COMINCO LTD 
BRILLIANT 28 23 27 
LATITUDE 49 20 
LONGITUDE 117 37 
KOOTENAY RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 340 
WANETA 64 52 63 
LATITUDE 49 00 
LONGITUDE 117 37 
PEND D OREILLE RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 538 
COPPER BEACH ESTATES LTD 
BEACH 559 555 SI) 
LATITUDE 49 38 
LONGITUDE 123) 13 
BRITANNIA CREEK 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 20 
MACMILLAN BLOEDEL LTD 
POWELL RIVER 54 44 51 
LATITUDE 49 54 
LONGITUDE 124 33 
POWELL LAKE 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 98 
STILLWATER 134 107 127 
LATITUDE 49 46 
LONGITUDE 124 16 
LOIS LAKE 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 27 


- 65 - 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM 

ANNEE ET TURBINE T/MN 
FABRICANTS 

1958 AC RF 138 
1968 TOBA RF 1/39) 
1952 vViIW EP 360 
1960 GGG IP 600 
1965 GGG IP 600 
1972 FUJI RF B20, 
1944 DEW RF 100 
1944 DEW RF 100 
1949 DEW RF 100 
1968 DEW RF 100 
1954 DEW RF 120 
1954 DEW RF 120 
1963 DEW RF 120 
1966 CAC RF 120 
1916 PR any 720 
2 PWW IP 720 
1911 PIW RF = PAS) 
1911 AC RF 375 
1911 AC RF 375 
1926 DEW RF 250 
1976 AC RF 200 
1930 DEW RF 333 
1948 DEW RF S33 


HEAD 


CHUTE 


43 
43 


573 


235 
235 


168 


27 
2 
27 
Ath 


64 
64 
64 
64 


559 
232 


116 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


31 
Sit 


61 


fe 


YS) 


Pl 
27 
ZA4) 
CAL 


89 
89 
96 
96 


Nh 


WMOnNN bv 


N= 


18 
18 


332 
332 


172 


SYA 
327 


204 


602 
602 
602 
602 


520 
520 
980 
980 


vor 
7197 


686 
499 
499 
071 
pai i) 


650 
650 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1958 WEST 13800 ao 0 
1968 CGE 13800 33050 
67 500 
1952 CGE 13800 60 000 
60 000 
1960 CGE 4330 4 000 
1965 CGE 4330 4 000 
8 000 
Oh HITA 13800 50 000 
50 000 
7 489 302 
1944 CWES 13200 27 200 
1944 CWES 13200 27 200 
1949 CWES 13200 27 200 
1968 CWES 13200 27 200 
108 800 
1954 CWES 13800 72 000 
1954 CWES 13800 72 000 
1963 CWES 13800 72 000 
1966 CGE 13800 76 500 
292 500 
401 300 
1916 CWES 6600 2 000 
TS? CWES 6600 2 000 
4 000 
4 000 
1911 CGE 2300 3 000 
1911 CGE 2300 2 240 
1911 CGE 2300 2 240 
1926 CGE 2300 9 600 
1976 CGE 6900 25 500 
42 580 
1930 CGE 6600 14 400 
1948 CGE 6600 14 400 
28 800 


T1380 


HYDRO 


OPERATING HEADS 


HAUTEUR DE CHUTE 


MAXIMUM MINIMUM NORMAL 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE 
wee ccccc cee Meee cee ceccees 
NELSON CITY OF 
CITY OF NELSON 23 20 21 
LATITUDE 49 30 
LONGITUDE 117 30 
KOOTENAY RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 40 
OCEAN FALLS CORP 
OCEAN FALLS 46 34 41 
LATITUDE 
LONGITUDE 
LINK LAKE 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 22 
WEST KOOTENAY POWER & LIGHT CO LTD 
CORRA LINN 18 ifs} 16 
LATITUDE 49 28 
LONGITUDE 117 28 
KOOTENAY RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 297 
LOWER BONNINGTON 20 16 20 
LATITUDE 49 28 
LONGITUDE We Sie 
KOOTENAY RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 255 
SOUTH SLOCAN 23 21 21 
LATITUDE 49 28 
LONGITUDE el 
KOOTENAY RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 297 
UPPER BONNINGTON an 18 21 
LATITUDE 49 28 
LONGITUDE 117 30 
KOOTENAY RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 297 
WESTERN PULP LTD 
PORT ALICE 145 13 142 
LATITUDE 50) 23 
LONGITUDE a2) 25 
VICTORIA LAKE 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 23 
WOODFIBRE 310 268 282 
LATITUDE 49 4O 
LONGITUDE 123 20 
HENRIETTA LAKE 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 1 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCI PALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM HEAD CAPACITY 
ANNEE ET TURPINE T/MN CHUTE CAPACITE 
FABRICANTS 

M KW 

1929 CAC RF 240 21 2 238 
1948 CAC RF 164 21 » 035 
isvu/ PRA RF 225 44 tT >67 
1917 PWW RF 225) 44 1 567 
1923 PWW RF 400 48 4 700 
1932 PWW RF 360 48 4 700 
1932 DEW RF 86 16 14° 174 
1932 DEW RF 86 16 14 °174 
1932 DEW RF 86 16 14 174 
11925 CAC RF 100 21 14 920 
1926 CAC RF 100 21 14 920 
1971 MITI RF 100 20 ey 2e)s) 
1928 CAC RF 100 21 18 650 
1928 CAC RF 100 21 18 650 
1929 CAC RF 100 21 18 650 
1907 IPM RF 180 zat 5 968 
C307 IPM RF 180 21 5 968 
1914 CAC RF 180 21 6 714 
1916 CAC RF 180 21 6 714 
1940 CAC RF 100 21 19, 396 
1940 CAC RF 100 21 UIE 396 
1953 CVvICc RF 900 130 2 387 
1947 PWW TP 514 280 29723 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAOX 
YEAR AND 
MANUFACTORER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1929 CGE 12000 2 385 
1948 CGE 12000 5 400 
7 785 
1 785 
1917 CGE 2300 1 900 
ORT CGE 2300 Te I0:0 
1918 CGE 2300 4 200 
1923 CGE 2300 4 200 
12 200 
12 200 
1932 CGE 7200 13 500 
1932 CGE 7200 13500 
1932 CGE 7200 13 500 
40 500 
19:25 CGE 7200 1 DO) 
1925 CGE 7200 HS yweit eho) 
1926 CGE 7200 S750 
47 250 
1928 CGE 7200 15 750 
1928 CGE 7200 15 750 
29 CGE 7200 USY 1/0 
47 250 
1907 CGE 2300 5 063 
1907 CGE 2300 5 062 
1914 CGE 2300 6 750 
1916 CGE 2300 6 750 
1940 CWES 7200 iMay 1 iSy@) 
1940 CWES 7200 TS 7510 
So tZo 
ASO et 245) 
1953 ELLI 6900 2 000 
2 000 
1947 CWES 4160 Ppa ehd | 
22987 


4 587 


HYDRO 


OPERATING HEADS 


HAUTEUR DE CHUTE 


MAXIMUM MINIMUM NORMAL 


- - - 


MAXIMUM MINIMUM NORMALE 


wee cc cee cee Mee eres ccc ccce 


WESTMIN RESOURCES LTD 
TENNANT LAKE 625 608 622 


LATITUDE 
LONGITUDE 
TENNANT LAKE 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


49 34 
125,37 


NORTHERN CANADA POWER COMM 
AISHIAIK 180 180 180 


LATITUDE 637731 

LONGITUDE 135° 50 

AISHIHIK RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 8 


MAYO RIVER =\y/ 35 36 


LATITUDE 

LONGITUDE 
MAYO RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 13 


63°31 
135 50 


WHITE HORSE RAPIDS 19 17 18 


LATITUDE 
LONGITUDE 
YUKON RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 89 


60 42 
13503 


YUKON HYDRO CO LTD 
MC INTYRE CREEK Sit 91 91 


LATITUDE 60 44 

LONGITUDE 135 06 

MC INTYRE CREEK 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 1 


PORTER CREEK 130 130 130 


LATITUDE 
LONGITUDE 
PORTER CREEK 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 1 


60 44 
7135) 0i7 


NORTHWEST TERRITORIES - TERRITOIRES DU NORD-OUEST 


COMINCO LTD 


YELLOWKNIFE 34 31 33 
LATITUDE 62 40 

LONGITUDE 114 15 

YELLOWKNIFE RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 13 
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HYDRO 
MAIN TURBINES MAIN GENERATORS 
TURBINES PRINCI PALES GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND YEAR AND 
MANUFACTURER RUNNER RPM HEAD CAPACITY MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET TURBINE T/MN CHUTE CAPACITE ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS FABRICANTS 
M KW KW 
1966 GGG <P 900 625 Ss} eiey/ 1966 GE 4160 3 060 
3 060 
3 060 
BRITISH COLUMBIA - TOTAL - COLOMBIE-BRITANNIQUE 89916539 
1975 DEW RF 720 180 ti5e293 1975 CGE 13800 16 000 
1975 DEW RF 720 180 15293 1975 CGE 13800 16 000 
32 000 
1952 DEW RF 450 34 PA 738K3} 1952 CGE 6900 2a 0 
1958 GGG RF 450 34 Zeon 1958 CGE 6900 7 Sas $5)\0) 
SO 
1958 KAW RPK 300 19 3) BIS} 1958 CWES 6900 5 695 
1958 KMW RPK 300 19 S595 1958 CWES 6900 5 695 
1969 AC RPF 200 18 8 206 1969 CGE 6900 8 000 
1984 DEW RPF 150 18 20 630 1984 CGE 6900 23 €00 
42 990 
80 090 
1955 GGG RF 1200 61 SOT 1955 WEST 2300 650 
650 
1949 PWW 109 250 128 298 1949 GE 2300 300 
1952 GGG IP 720 122 701 1952 WEST 2300 700 
1 000 
1 650 
YUKON, TOTAL 81 740 
1941 AC RF 3€0 34 3° 506 1941 WEST 2300 3 360 
3 360 


3 360 


HYDRO 


OPERATING HEADS 


HAUTEUR DE CHUTE 


B MAXIMUM MINIMUM 


MAXINUM MINIMUM 


NORMAL 


NORMALE 


ccc cc ces coe Merc cee ccccces 


NORTHERN CANADA POWER COMM 
SNARE FALLS 20 ue 


LATITUDE 63 41 

LONGITUDE 115 56 

SNARE RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN 


SNARE FORKS 16 14 


LATITUDE 63 41 

LONGITUDE 115556 

SNARE RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN 


SNARE RAPIDS 20 18 


LATITUDE 63 24 

LONGITUDE WS Us) 

SNARE RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN 


TWIN GORGES 31 29 


LATITUDE 60 25 

LONGITUDE 111 23 

TALTSON RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN 


19 


28 


15 


19 


29 


30 


170 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCI PALES 


YEAR AND 
MANUFACTURER 
ANNEE ET 
FABRICANTS 

1960 AC RPK 
1976 AC RF 
1976 AC RF 
1948 SMS RF 
1965 DEW RF 
1976 OSSB RF 
1976 OSSB RF 
1976 OSSB RF 
1976 OSSB RF 


RUNNER RPM 


TURBINE T/MN 


225 


130 
130 


128 


150 
211 
211 
211 
Pai i 


HEAD 


CHUTE 


i) 


15 
15 


tie 


30 
2a 
PAY) 
27 
27 


CAPA 


CAPA 


K 


6 


4 
4 


6 


a a ee Teo) 


NORTHWEST TERRITORIES - TOTAL - 


CANADA, 


TOTAL 


City 


CITE 


W 


863 


800 
800 


229 


650 
015 
015 
015 
015 


MAIN GENERATORS 


HYDRO 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER 
ANNEE ET 
FABRICANTS 
1960 CGE 
1976 CGE 
1976 CGE 
1948 CGE 
1965 CWES 
1976 BBC 
1976 BBC 
1976 BBC 
1976 BBC 


VOLTS 


VOLTS 


6900 


6900 
6900 


6900 


6900 
4160 
4160 
4160 
4160 


TERRITOIRES DU NORD-OUEST 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


+ 


-=3--0 


22 


45 


Sens 


000 


000 


800 
800 


600 


000 


000 


000 


899 


STEAM 


THERMIQUES A VAPEUR 


STEAM 


BOILERS 


CHAUDIERES 


YEAR AND 
MANUFACTURER 


ANNEE ET 
FABRICANTS 


NEWFOUNDLAND - TERRE-NEUVE 


ABITIBI-PRICE INC 


GRAND FALLS 1931 FW 
1931 FW 
LATITUDE 48 56 1,913.4 FW 
LONGITUDE 55 40 1957 FW 
PRINCIPAL FUEL - HEAVY FUEL OIL 
BOWATER NEWFOUNDLAND LTD 
CORNER BROOK 1956 FW 
LATITUDE 48 57 
LONGITUDE hoy eye} 


PRINCIPAL FUEL - HEAVY FUEL OIL 


NEWFOUNDLAND & LABRADOR HYDRO 

HOLY ROOD 1970 CE 
1971 CE 

LATITUDE 47 27 SIS) BW 

LONGITUDE 53 07 

PRINCIPAL FUEL - HEAVY FUEL OIL 


NEWFOUNDLAND LIGHT & POWER CO LTD 


ST JOHN'S 1957 BWGM 
1959 BWGA 

LATITUDE 47 34 

LONGITUDE 52 43 

PRINCIPAL FUEL - HEAVY FUEL OIL 

PUBLIC WORKS CANADA 

GOOSE BAY 1953 OIW 
1953 UIW 

LATITUDE 5319 1954 OW 

LONGITUDE 60 24 1955 UW 
1959 UW 
1982 CAM 
1982 CAM 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


KPA 


KPA 


2930 
2930 
2930 
2930 


4137 


15203 
15203 
13962 


2965 
6205 


2827 
2827 
2827 
2827 
2827 

689 

689 


PRIME MOVERS 


MOTEURS PRIMAIRES 


STEAM YEAR AND 
TEMP MG/HR MANUFACTURER TYPE THROTTLE 
VAPEUR ANNEE ET TYPE SOUPAPE 
TEMP MG/HR FABRICANTS 
c KPA 
343 68 1931 WEST P 2930 
343 CSmato sit WEST) Pp 2930 
343 68 
343 las 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - MAZOUT LO 
382 64 1957 PARS  B 4137 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - MAZOUT LO 
538 476 1970 CGE (e 12411 
538 476 1971 CGE c 12411 
541 486 1979 ADRAC 12514 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - MAZOUT LO 
399 EXO) RIS 7/ AEI Cc 2758 
482 865°1959 AEI c 5861 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - MAZOUT LO 
232 21953 WORT C 2758 
Z32 27 1956 WORT C 2758 
232 Aula fe hess) WORT C 2758 
232 27 
232 27 
170 
170 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 


NEWFOUNDLAND - TOTAL - TERRE-NEUVE 


VAPEUR 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
RPM CAPACITY MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
T/MN CAPACITE ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FPABRICANTS 
Cc KW KW 
343 3000 5 500 1931 WEST 6600 5 000 
343 3000 5 500 1982 WEST 6600 5 000 
URD 10 000 
10 000 
382 3000 6 600 USS PARS 4600 6 600 
URD 6 600 
6 600 
538 3600 150 000 1970 CGE 16000 150 000 
538 3600 150 000 1971 CGE 16000 150 000 
538 3600 150 000 1979 HITA 16000 150 000 
URD 450 000 
450 000 
399 3600 10 000 1957 AEL 13800 10 000 
482 3600 20 000 1959 AEI 13800 20 000 
URD 30 000 
30 000 
282 3600 2 000 1953 EM 4160 2 000 
282 3600 2 000 1956 EM 4160 2 000 
282 3600 2 000 1958 EM 4160 2 000 
6 000 
6 000 


502 600 


STEAM 


PRINCE EDWARD ISLAND - 


BOILERS 


CHAUDIERES 


YEAR AND 
MANUPACTURER KPA 


ANNEE ET 


FABRICANTS KPA 


ILE-DU-PRINCE-EDOUARD 


MARITIME ELECTRIC CO LTD 


CHARLOTTETOWN 1946 Bu 2758 
1948 DB 2758 
LATITUDE 46 14 1955 BW 2758 
LONGITUDE 63 08 1960 FW 2758 
1963 BW 6205 
1968 BW 6205 
1975 FW 2758 
PRINCIPAL FUEL - HEAVY FUEL OIL 
NOVA SCOTIA - NOUVELLE-ECOSSE 
BOWATERS MERSEY PAPER CO 
BROOKLYN 1968 BW 2758 
1968 BW 2758 
LATITUDE 4h 03 
LONGITUDE 64 42 
PRINCIPAL FUEL - HEAVY FUEL OIL 
DOMTAR CHEMICALS LTD 
AMHERST 1947 DB 1551 
1947 DB 1551 
LATITUDE 45 50 1973 NAPA 1034 
LONGITUDE 64 12 
PRINCIPAL FUEL - HEAVY FUEL OIL 
NOVA SCOTIA FOREST INDUSTRIES LTD 
PORT HAWKESBURY 1961 BW 6033 
1961 FW 6033 
LATITUDE 45 36 197A GOTA 6033 
LONGITUDE 61921 1983 GOTA 6300 
PRINCIPAL FUEL - HEAVY FUEL OIL 
NOVA SCOTIA POWER CORP 
GLACE BAY 1951 FW 4344 
1954 FW 4344 
LATITUDE 46 12 1955 FW 4344 
LONGITUDE 591557 1959 FW 4344 
1967 BHWGM 13927 
1967 BWGM 13927 


PRINCIPAL FUEL - 


LINGAN 
LATITUDE 46 14 
LONGITUDE 60 02 


PRINCIPAL FUEL - 


CANADIAN BITUMINOUS COAL 


1979 CE 12755 
1980 CE Was) 
1983 CE 12755 


CANADIAN BITUMINOUS COAL 


PRIME MOVERS 


MOTEURS PRIMAIRES 


MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


STEAM YEAR AND YEAR AND 
TEMP MG/HR MANUFACTURER TYPE THROTTLE RPM CAPACITY MANUFACTURER 
VAPEUR ANNEE ET TYPE SOUPAPE T/MN CAPACITE ANNEE ET 
TEMP MG/HR FABRICANTS FABRICANTS 
c KPA c KW 
399 Zita AC GC 1724 343 3600 1 500 1931 AC 
399 34 1947 PARS C 2758 399 3600 4 000 1947 PARS 
399 45 1952 PARS C 2758 399 3600 7 500 1951 PARS 
399 48 1957 BBC (© 2758 399 3600 7 500 1955 BBC 
482 86 1960 PARS C 2758 399 3600 10 000 1960 PARS 
482 86 1963 SVIECREC 5861 482 3600 20 000 1963 MVIC 
399 34 1968 MVC CG 5861 482 3600 20 000 1968 MVIC 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - MAZOUT LOURD 
PRINCE EDWARD ISLAND - TOTAL - ILE-DU-PRINCE-EDOUARD 
348 moe 1943 FC PC 2586 282 3600 6 000 1929 GEE 
348 Us) 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - MAZOUT LOURD 
288 7 1946 WORT B 1448 288 4500 700 1946 EM 
288 7 
188 3} 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - MAZOUT LOURD 
460 77 #1961 WEST TCE 5861 471 3600 10 000 1961 WEST 
460 136 1971 SLAV BE 6205 471 3600 17 560 1971 SLAV 
460 121 
460 216 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - MAZOUT LOURD 
399 31954 PARS C 4137 399 3600 15 000 1951 PARS 
399 91 1954 PARSE C 4137 399 3600 15 000 1954 PARS 
399 Si a1g55 PARS C 4137 399 3600 15 000 1955 PARES 
399 Sie 959 PARS C 4137 399 3600 15 000 1959 PARS 
554 249 1967 Ss B 13272 552 3600 36 000 1967 SS 
554 249 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - CHARBON BITUMINEUX CANADIEN 
540 490 1979 TOBA C 12411 538 3600 158 200 1979 TOBA 
540 490 1980 TOBA C 12411 538 3600 158 200 1980 TOBA 
540 490 1983 TOBA C 12411 538 3600 158 200 1983 TOBA 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - CHARBON BITUMINEUX CANADIEN 


VAPEOR 
VOLTS CAPACITY 
VOLTS CAPACITE 
KW 
2400 1 500 
4160 4 000 
4160 7 500 
4160 7 500 
13800 10 000 
13800 20 000 
13800 20 000 
70 500 
70 500 
70 500 
2400 ey UTAY) 
Sr a7-0) 
5 170 
600 700 
700 
700 
13800 10 000 
13800 17 560 
27 560 
Zila 5.0.0) 
6600 15 000 
6600 15 000 
6600 15 000 
6600 15 000 
13800 36 000 
9€ 000 
14400 158 200 
14400 158 200 
14400 158 200 
474 600 


STEAM 


LOWER WATER STREET 
LATITUDE 45 37 
LONGITUDE 61 22 
PRINCIPAL FUEL - HEAVY 
MACCAN 

LATITUDE 45 43 
LONGITUDE 64 15 


PRINCIPAL FUEL - 


POINT TUPPER 

LATITUDE 45 37 
LONGITUDE 61 22 
PRINCIPAL FUEL - HEAVY 
TRENTON 

LATITUDE 45 36 
LONGITUDE 62 38 


PRINCIPAL FUEL - 


TUFTS COVE 
LATITUDE 44 41 
LONGITUDE 63 35 


PRINCIPAL FUEL - HEAVY 


SCOTT MARITIMES PULP LTD 


ABERCROMBIE POINT 
LATITUDE 45 39 
LONGITUDE 62 43 
PRINCIPAL FUEL - HEAVY 
SYDNEY STEEL CORP 
SYDNEY 

LATITUDE 46 10 
LONGITUDE 60 12 
PRINCIPAL FUEL - HEAVY 


BOILERS 
CHAUDIERES 
YEAR AND 
MANUFACTURER 
ANNEE ET 
PABRICANTS 
1944 BWGM 
1951 BWGA 
1951 BWGN 
1953 BWGH 
1955 BaGN 
1957 BWGH 
1958 BWGH 
FUEL OIL 
1949 BWGM 


1969 BW 
1969 BW 
1973 CE 
FUEL OIL 
1951 BWGM 
1952 BWGM 
1955 CE 
1959 BWGM 
1969 BW 


1965 BWGM 
972 BW 
1976 BW 
FUEL OIL 
1967 BW 
1967 BW 
FUEL OIL 
1937 BWGM 
1961 BWGM 
FUEL OIL 


KPA 


KPA 


4137 
4137 
4137 
4137 
4137 
6205 
6205 


4345 


CANADIAN BITUMINOUS COAL 


13928 
13928 
13100 


4344 
4344 
4344 
4344 
13100 


CANADIAN BITUMINOUS COAL 


12755 
12756 
12756 


6205 
6205 


3275 
3275 


MOTEURS PRIMAIRES 
STEAM YEAR AND 
TEMP MG/HR MANUFACTURER TYPE THROTTLE RPM CAPACITY 
VAPEUR ANNEE ET TYPE SOUPAPE T/MN CAPACITE 
TEMP MG/HR FABRICANTS 
c KPA Cc KW 
427 50 1944 PARS C 4137 427 3600 12 500 
427 85) 19:51 PARS C 4137 427 3600 20 000 
427 85554953 MVIC C 4137 427 3600 20 000 
427 10051955 MVIC C 4137 427 3600 25 000 
427 136 1957 EE Cc 6205 482 3600 45 000 
482 204 1959 EE c 6205 482 3600 45 000 
482 204 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - MAZOUT LOURD 
435 UL MCS) PARS C 4137 427 3600 15 000 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - CHARBON BITUMINEUX CANADIEN 
554 272 1969 SGSL B 13272 552 3600 80 750 
554 22 eon AP Cc 12411 538 3600 150 000 
541 476 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - MAZOUT LOURD 
435 525 19519 PARS C 4137 427 3600 10 000 
435 G7 sie ey. PARS C 4137 427 3600 10 000 
435 100 1955 PARS C 4137 427 3600 20 000 
435 100 1959 PARS C 4137 427 3600 20 000 
541 476 1969 AP Cc 12411 538 3600 150 000 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - CHARBON BITUMINEUX CANADIEN 
543 329 1965 AEI c 12411 538 3600 100 000 
543 3031972 HP Cc 12411 538 3600 105 000 
541 476 1976 HP Cc 12411 538 3600 150 000 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - MAZOUT LOURD 
482 227 1967 WORT CD 5861 471 3600 18 750 
460 159 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - MAZOUT LOURD 
399 a Wee) CGE (© 1103 260 3600 5 000 
399 T3937 BBC B 3075 399 3600 8 100 
1943 PARSS EC 3103 399 3600 16 000 


= 7 2t= 


PRIME MOVERS 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - MAZOUT LOURD 


NOVA SCOTIA - TOTAL 


NOUVELLE-ECOSSE 


VAPEOR 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUPACTORER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1944 PARS 4100 10 000 
1951 PARES 13200 20 000 
1953 MVIC 13200 20 000 
1955 MYIC 13200 25 000 
1957 EE 13200 45 000 
1959 EE 13200 45 000 
165 000 
1949 PARS 6900 15 000 
15 000 
1969 SGE 13800 80 500 
1973 PARS 13800 150 000 
230 500 
1951 PARS 13800 10 000 
1952 PARS 13800 10 000 
1955 PARS 13800 20 000 
1959 PARS 13800 20 000 
1969 CWES 13800 150 000 
210 000 
1965 AEI 13800 100 000 
U972 PARS 13800 105 000 
1976 PARS 13800 150 000 
Zoom OOO 
1 546 100 
U/L EM 13800 18 750 
18 750 
18 750 
1919 CGE 6600 5 000 
1937 BBC 6600 7 600 
1943 PARS 6600 16 000 
28 600 
28 600 
1 626 880 


STEAM 


NEW BRUNSWICK - NOUVEAU-BRUNSWICK 


ATLANTIC SUGAR LTD 


SAINT JOHN 
LATITUDE 45 16 
LONGITUDE 66 03 


PRINCIPAL FUEL - HEAVY 


BOISE CASCADE CANADA LTD 


NEWCASTLE 
LATITUDE 47 00 
LONGITUDE 65 34 


PRINCIPAL FUEL - SPENT 


CONSOLIDATED - BATHURST 
BATHURST 

LATITUDE 47 36 
LONGITUDE 65 39 
PRINCIPAL FUEL - HEAVY 
FRASER INC 

ATHOLVILLE 

LATITUDE 47 59 
LONGITUDE 66 43 
PRINCIPAL FUEL - HEAVY 
EDMUONDSTON 

LATITUDE 47 22 
LONGITUDE 68 20 
PRINCIPAL FUEL - HEAVY 


IRVING PULP & PAPER LTD 


SAINT JOHN 
LATITUDE 45 15 
LONGITUDE 66 06 


PRINCIPAL FUEL - SPENT 


BOILERS 
CHAUDIERES 

YEAR AND 
MANUFACTURER KPA 
ANNEE ET 
PABRICANTS KPA 
1947 BWGM 2827 
1948 BYGM 2827 
1954 CE 2827 
FUEL OIL 

1965 CE 4482 
1972 BW 4482 
PULPING LIQUOR 
LTD 

1937 CE 4344 
1938 BW 1172 
1945 BW 4344 
1958 BW 8791 
1966 FW 1138 
FUEL OIL 

97S. BW 758 
1983 BW 8618 
1983 Fu 8618 
FUEL OIL 

1946 CE 4482 
1946 CE 44937 
1958 CE 8274 
1975 FW 4482 
1979 Bu 8618 
FUEL OIL 

1955 CE 6205 
1958 CE 6205 
1960 BW 6205 
1972 BW 6205 


PULPING LIQUOR 


= 73 n 


PRIME MOVERS 


MOTEURS PRIMAIRES 


RPM 


T/MN 


341 5000 
288 5000 


ORD 


399 3600 


371 3600 
371 3600 
468 3600 


URD 


371 3600 
510 3600 


URD 


371 3600 
510 3600 


URD 


441 3600 
441 3600 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


2 500 
1 000 


15 625 


- LESSIVE DE PATE EPUISEE 


6 000 
7 600 
7 000 


5 000 
200 


3 500 


500 


10 000 
12 500 


STEAM YEAR AND 
TEMP MG/HR MANUFACTURER TYPE THROTTLE 
VAPEUR ANNEE ET TYPE SOUPAPE 
TEMP MG/HR FABRICANTS 
c KPA 
321 271819629 GE B 2792 
321 27 1954 GE B 1034 
360 36 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - MAZOUT LO 
399 113 1966 CGE 8B 4137 
399 = 132 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL 
377 50°°1937> BBCS BC?) 4137 
191 23 1946 BBC B 4137 
377 77 1958 SGE B 8618 
468 68 
191 23 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - MAZOUT LO 
173 27. 1956 BBC B 4137 
510 89 1983 ASEA BE 68274 
510 91 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - MAZOUT LO 
371 91 1947 BBC B 4137 
399 45 1958 WEST CD 8274 
540) 143 
399 68 
510 167 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - MAZOUT LO 
444 91 1956 GE B 5861 
444 91 1960 GE B 5861 
444 52 
441 = 168 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - LESSIVE DE PATE EPUISEE 


VAPEUR 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1962 GE 4160 2 500 
1954 GE 4160 1 000 
3 500 
3 500 
1966 CGE 6900 17 600 
17 600 
17 600 
1937 BBC 2400 € 000 
1946 BBC 2400 I 602 
1958 SGE 2400 7 000 
20 612 
20 612 
1956 BBC 6900 5 000 
1983 ASEA 13800 19 200 
24 200 
1947 BBC 6900 3 800 
1958 WEST 6900 12 500 
16 300 
40 500 
1956 GE 6900 10 000 
1960 GE 6900 12 500 
22 500 


22 500 


STEAM 
BOILERS 
CHAUDIERES 
YEAR AND 
MANUFACTURER KPA 
ANNEE ET 
FABRICANTS KPA 
N B INTERNATIONAL PAPER CO 
DALHOUSIE 1930 BW 3103 
1954 CE 3447 
LATITUDE 48 O04 1968 BW 3447 
LONGITUDE 66525 1982 CE 3447 
PRINCIPAL FUEL - HEAVY FUEL OIL 
NEW BRUNSWICK ELECTRIC POWER COMM 
CHATHAM 1948 Fw 4171 
1956 CE 6033 
LATITUDE 47 02 
LONGITUDE 65 28 
PRINCIPAL FUEL - HEAVY FUEL OIL 
COLESON COVE 1976 BW 17750 
1976 BW 16890 
LATITUDE 45 17 US /7/ BW 17750 
LONGITUDE 66 21 
PRINCIPAL FUEL - HEAVY FUEL OIL 
COURTENAY BAY 1961 CE 10170 
1965 BW 8790 
LATITUDE 45 16 1966 BW 12583 
LONGITUDE 66 01 1967 BW 12583 
PRINCIPAL FUEL - HEAVY FUEL OIL 
DALHOUSIE # 1 1969 CE 12583 
LATITUDE 48 04 
LONGITUDE 66 24 
PRINCIPAL FUEL - HEAVY FUEL OIL 
DALHOUSIE # 2 1980 CE 12928 
LATITUDE 48 O04 
LONGITUDE 66 24 


PRINCIPAL FUEL - CANADIAN BITUMINOUS COAL 


GRAND LAKE #2 1951 CE 3034 

1953) FW 4171 
LATITUDE 46 O04 1964 BWGM 10204 
LONGITUDE 66 01 


PRINCIPAL FUEL - CANADIAN BITUMINOUS COAL 


POINT LEPREAU 1983 BW 4592 
LATITUDE 45 08 

LONGITUDE 66 30 

PRINCIPAL FUEL - URANIUM 


STEAM 
TEMP 
VAPEOR 
TEMP 


Cc 


338 
349 
348 
348 


449 
482 


541 
541 
541 


538 
513 
541 
541 


541 


541 


S57) 
44g 
541 


260 


YEAR AND 
MG/HR MANUFACTURER TYPE THROTTLE 
ANNEE ET TYPE SOUPAPE 
MG/HR FABRICANTS 
KPA € 
64 1930 GE B 3103 338 
90 1930 ALEN B 965 252 
at? «i930 ALEN B 965 232 
136771937, EC Cc 3103 337 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - MAZOUT LOURD 
64 1948 PARS C 4137 441 
S57 11956 BBC ( 6033 482 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - MAZOUT LOURD 
1029 1976 HLTA PIC 17016 538 
1029 1976 AETASs iC 16203 538 
1029 1977 HITA C 17016 538 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - MAZOUT LOURD 
200 1961 EE cc OKIE 538 
9571965 BBC B 8618 510 
SIS 91966 BBC (s 12411 538 
eye EN S¥/ BBC Cc 12411 538 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - MAZOUT LOURD 
318 1969 BBC c 12411 538 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - MAZOUT LOURD 
650 1980 BBC c 12411 538 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - CHARBON BITUMINEUX 
68 1951 PARS C 2827 357 
es isisyr4 PARS C 2827 357 
227) 1953 PARS C 4137 441 
1964 PARS C 9997 538 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - CHARBON BITUMINEUX 
3440 1983 PARS C 4447 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - URANIUM 


aN 


PRIME MOVERS 


MOTEURS PRIMAIRES 


RPM 


T/MN 


3600 
6600 
6600 
3600 


3600 
3600 


3600 
3600 
3600 


3600 
3600 
3600 
3600 


3600 


3600 


3600 
3600 
3600 
3600 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


i\78 
20 


500 
000 


350 
350 
350 


000 
000 
000 


000 
365 
000 
000 


100 000 


200 000 


CANADIEN 


5 000 
5 000 
15 000 
60 000 


CANADIEN 


258 1800 680 000 


MAIN GENERATORS 


VAPEUR 


GENERATEURS PRINCIPAOX 


YEAR AND 
MANUFACTURER 
ANNEE ET 
FABRICANTS 
1929 GE 
1930 ALEN 
1930 ALEN 
1937 GE 
1948 PARS 
1956 BBC 
1976 HITA 
1976 HITA 
USA HITA 
1961 EE 
1965 BBC 
1966 BBC 
1967 BBC 
1969 BBC 
1980 BBC 
1951 PARS 
1952 PARS 
1953 PARS 
1964 PARS 
1983 PARS 


VOLTS 


VOLTS 


6600 
600 
600 

6600 


6900 
13800 


19000 
19000 
19000 


13800 


19000 


6900 
6900 
6900 
13800 


26000 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


€ 000 
750 
750 

8 000 

15 500 
15 500 


12 500 
20 000 


32 500 


350 000 
350 000 
350 000 


1 050 000 


000 
365 
000 
000 
263 365 


100 000 


100 000 


200 000 


200 000 


680 000 


680 000 


2 410 865 


STEAM 
BOILERS 
CHAUDIERES 
YEAR AND 
MANUFACTURER 
ANNEE ET 
FABRICANTS 

ST ANNE NACKAWIC PULP & PAPER CO 

NACKAWIC 1970 BH 
1970 BW 

LATITUDE 46 00 

LONGITUDE 67 15 

PRINCIPAL FUEL - HEAVY FUEL OIL 


QUEBEC 


ed 


ATOMIC ENERGY OF CANADA LTD 


GENTILLY 1 1970 
LATITUDE 46 25 
LONGITUDE 72 21 
PRINCIPAL FUEL - URANIUM 
CELANESE CANADA INC 
DRUMMONDVILLE 1933 BH 
1936 BW 
LATITUDE 45 53 1940 BW 
LONGITUDE UZ2a29 1948 CE 
1951 FW 
1965 CE 
PRINCIPAL FUEL - HEAVY FUEL OIL 
DOMINION TEXTILE CO LTD 
MAGOG 1948 BW 
1948 BW 
LATITUDE 45 16 1948 BW 
LONGITUDE 72 09 1963 BW 
1974 BW 
PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 
HYDRO QUEBEC 
GENTILLY 2 1980 BW 
LATITUDE 46 25 
LONGITUDE M224 
PRINCIPAL FUEL - URANIUM 
TRACY 1964 CE 
1965 CE 
LATITUDE 46 01 1967 CE 
LONGITUDE 7310 1968 CE 


PRINCIPAL FUEL - 


HEAVY FUEL OIL 


KPA 


KPA 


6205 
6205 


5550 


3103 
3103 
3103 
4137 
4137 
4137 


1655 
1655 
1655 
1655 
1654 


4600 


14300 
14300 
14300 
14300 


STEAM 
TEMP 
VAPEUR 
TEMP 


(e 


388 
354 


269 


274 
274 
274 
382 
385 
382 


316 
316 
316 
316 
316 


260 


540 
540 
540 
540 


PRIME 


MOTEURS PRIMAIRES 


YEAR AND 
MG/HR MANUFACTURER TYPE 
ANNEE ET TYPE 
MG/HR FABRICANTS 
TB 1.97.0 TE B 
136 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - MAZOUT LOURD 


1547 1971 
COMBUSTIBLE 
227 1935 
221 oO, 
PPE Ne )os) 

363 

599 

907 
COMBUSTIBLE 
16 1948 
16 1948 

16 

45 

57 
COMBUSTIBLE 
3722 1980 
COMBUSTIBLE 
522 1964 
52 Zee 1965 
522 too? 
522) 1.968 
COMBUSTIBLE 


= FS < 


MOVERS 


BBC 


THROTTLE 
SOUPAPE 
KPA Cc 
6205 371 


PRINCIPAL - URANIUM 


PARS B 
GE B 
GE B 


PRINCIPAL - MAZOUT LOURD 


ALEN B 
ALEN C 
PRINCIPAL - 
CGE Ly 
PRINCIPAL - 
PARS C 
PARS SoC 
PARS € 
PARS C 
PRINCIPAL - 


5171 266 
3103 37 
4137 385 
4137 385 


1448 
1448 


293 
293 


GAZ NATUREL 


4600 260 
URANIUM 
12400 540 
12400 540 
12400 540 
12400 540 


MAZOUT LOURD 


RPM CAPACITY 


T/MN CAPACITE 


KW 


2400 25 000 


3600 250 000 


6500 
3600 
3600 


1 500 
2 500 
3 500 


6000 
4500 


2 000 
2 000 


1800 685 000 


3600 
3600 
3600 
3600 


150 
150 
150 
150 


000 
000 
000 
000 


MAIN GENERATORS 


VAPEUR 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTORER VOLTS 
ANNEE ET VOLTS 
FABRICANIS 

1970 SLAV 13800 
1971 BBC 19000 
1:913'5 PARS 4000 
1950 GE 4000 
1953 GE 4000 
1938 MP 2400 
1980 CGE 24000 
1964 PARS 16000 
1965 PARS 16000 
1967 PARS 16000 
1968 PARS 16000 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


25 000 


25 000 


25 000 


266 400 


266 400 


266 400 


2 000 


2 000 


2 000 


000 


,685 000 


600 000 


1 285 000 


STEAM 


LA CIE GASPESIA LTEE 


CHANDLER 

LATITUDE 48 21 
LONGITUDE 64 41 
PRINCIPAL FUEL - 
LA CIE PRICE LTEE 
KENOGAMI 

LATITUDE 48 25 
LONGITUDE WA tS 
PRINCIPAL FUEL - 
MINES GASPE LTEE 
MURDOCHVILLE 
LATITUDE 48 58 
LONGITUDE 65 31 
PRINCIPAL FUEL - 
NORANDA MINES LTD 
NORANDA SMELTER 
LATITUDE 48 15 
LONGITUDE TS) 19 
PRINCIPAL FUEL - 
ONTARIO 
ABITIBI-PRICE INC 
SMOOTH ROCK FALLS 
LATITUDE 49 12 
LONGITUDE 81 38 
PRINCIPAL FUEL - 


ALGOMA STEEL CORP LTD 


SAULT STE MARIE 


LATITUDE 
LONGITUDE 


46 31 
84 20 


PRINCIPAL FUEL - 


HEAVY 


HEAVY 


WASTE 


WASTE 


SPENT 


BLAST 


BOILERS 
CHAUDIERES 
YEAR AND 
MANUPACTURER 
ANNEE ET 
FABRICANTS 
1958 CE 
1965 BW 
RAT FW 
1983 VOLC 
1983 VOLC 
FUEL OIL 
1941 Fu 
1941 FW 
1967 CE 
FUEL OIL 
1955 CE 
1955 CE 
HEAT 

t95il JI 
1952 JI 
1952 JI 
1954 JI 
1956 JI 
GAS 

1965 BW 
1976 BW 


KPA 


KPA 


4137 
4137 
4137 
1724 
1724 


4213 
4213 
4213 


3275 
3275 


1276 
1276 
1276 
1276 
1276 


4137 
4137 


PULPING LIQUOR 


1942 FW 
1942 FW 
1943 FW 
1958 FW 
1963 BW 
1975 FW 


FURNACE GAS 


2758 
2758 
2758 
2758 
4137 
4206 


STEAM 
TEMP 


VAPEUR 
TEMP 


371 
371 
374 


354 
354 


277 
Zed 
277 
277 
2 


399 
399 


230 
382 
382 
399) 
416 
418 


= I6-= 


PRIME MOVERS 


MOTEURS PRIMAIRES 
YEAR AND 
MG/HR MANUFACTURER TYPE THROTTLE RPM CAPACITY 
ANNEE ET TYPE SOUPAPE T/MN CAPACITE 
MG/HR FABRICANTS 
KPA Cc KW 
82 1954 BBC E 4137 371 3600 6 000 
91 
50 
38 
38 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - MAZOUT LOURD 
36 1968 SLAV B 4213 371 3600 14 750 
36 
136 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - MAZOUT LOURD 
Ti 1955 BBC c 3103 343 3600 5 400 
11 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - RECUPERATION THERMIQUE 
14 1934 PARS: P 1138 274 3750 2 600 
14 1982 WAUM 1138 274 3600 1 500 
14 
14 
14 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ DE RECUPERATION 
QUEBEC, TOTAL 
TST AITG WEST E 4137 399 3600 15 000 
aa. 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - LESSIVE DE PATE EPUISEE 
61 1942 WEST B 2758 230 3600 625 
61 1942 WEST B 2758 230 3600 625 
61 1963 CWES C 4137 427 3600 12 500 
79 +1963 CWES C 4137 427 3600 12 500 
13 
181 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ DE HAUT FOURNEAU 


VAPEUR 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1954 BBC 6600 6 000 
6 000 
6 000 
1968 SLAV 6600 14 750 
14 750 
14 750 
1955 BBC 2300 5 400 
5 400 
5 400 
1934 PARS 12000 2 600 
1982 LA 12000 1 500 
4 100 
4 100 
1591 15.0. 
1976 EM 13800 15 000 
15 000 
15 000 
1942 WEST 575 625 
1942 WEST 575 625 
1963 CWES 11000 12 500 
1963 CWES 11000 12 500 
26 250 


STEAM 


ALLIED CHEMICALS CANADA 


AMHERSTBURG 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - 


42 06 
83 06 


BOILERS 


CHAUDIERES 


YEAR AND 
MANUFACTURER 
ANNEE ET 
FABRICANTS 


LTD 

1938 BW 
1940 BW 
1948 BW 
1957 BW 
1957 BW 
1965 BW 
1971 CE 
1976 BW 


NATURAL GAS 


ATOMIC ENERGY OF CANADA LTD 


DOUGLAS POINT 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - 


CANADIAN GENERAL ELECTRIC CO 


PETERBOROUGH 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - 


DOW CHEMICAL OF CANADA LTD 


SARNIA 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - 


E B EDDY FOREST PRODUCTS 


OTTAWA 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - 


1967 MLW 
1967 MLW 
44 25 1967 MLW 
81 33 1967 MLW 
1967 MLW 
1967 MLW 
1967 MLW 
1967 MLW 
URANIOM 
LTD 
1941 CE 
1942 CE 
44 18 1953 CE 
73719 
NATURAL GAS 
1960 FW 
1960 FW 
42 58 1963 FW 
82 23 1967 BW 
1972 FW 
1972 FW 
1977 FW 
NATUBAL GAS 
LTD 
1933 DB 
1944 FW 
45 25 1944 FW 
75 42 1956 FW 


HEAVY FUEL OIL 


STEAM 
KPA TEMP 
VAPEUR 
KPA TEMP 
Cc 
3103 329 
3103 B29 
2999 371 
2999 371 
2999 371 
3103 343 
2999 Sait 
2999 388 
4040 251 
4040 254 
4040 25a 
4040 251 
4040 251 
4040 251 
4040 251 
4040 251 
2758 316 
2758 316 
2758 371 
9756 471 
9756 471 
9756 471 
9722 482 
9825 471 
9825 471 
9825 471 
1138 189 
1138 249 
1138 249 
1138 249 


PG fa ors 


PRIME MOVERS 


MOTEURS PRIMAIRES 


THROTTLE 


SOUPAPE 


KPA 


A276 
2758 
2758 


3896 


2654 


9239 
9239 


1103 


YEAR AND 
MG/HR MANUFACTURER TYPE 
ANNEE ET TYPE 
MG/HR FABRICANTS 
27 1948 GE B 
Cio ye, GE B 
27 1966 GE B 
27 
27 
54 
54 
109 
COMBUSTIBLE 
145 1967 AET (e 
145 
145 
145 
145 
145 
145 
145 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - URANIUM 
45 1931 GE BC 
45 
27 
COMBUSTIBLE 
531963 CWES BP 
153551963 CWES BP 
153 
227 
82 
82 
245 
COMBUSTIBLE 
Jami 923 FC 
32 
32 
45 
COMBUSTIBLE 


PRINCIPAL - GAZ NATUREL 


250 


316 


PRINCIPAL - GAZ NATUREL 


460 
460 


PRINCIPAL - GAZ NATUREL 


238 


PRINCIPAL - MAZOUT LOURBD 


RPM CAPACITY 


T/MN CAPACITE 


KW 
3600 2 500 
3600 3, 7590 
3600 4 700 


1800 220 000 


3600 2 000 
3600 28 800 
3600 28 800 
3600 2 500 


MAIN GENERATORS 


VAPEUR 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANOPACTURER 
ANNEE ET 
FABRICANTS 
1948 GE 
1957 GE 
1966 GE 
1967 AEI 
1931 GE 
1963 CWES 
1963 CWES 
1923 GEE 


VOLTS 


VOLTS 


4800 
4800 
4800 


18000 


6600 


14400 
14400 


2400 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


500 
750 
700 


FwWwn 


10 950 


10 950 


220 000 


220 000 


220 000 


2 000 


2 000 


28 800 
28 800 


57 600 


57 €00 


2 500 


2 500 


2 500 


STEAM 
BOLLERS 
CHAUDIERES 
YEAR AND 
MANUFACTURER KPA 
ANNEE ET 
FABRICANTS KPA 
GREAT LAKES FOREST PRODUCTS LTD 
DRYDEN 1954 CE 4137 
1957 BW 4137 
LATITUDE 49 47 
LONGITUDE 92 49 
PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 
FORT WILLIAM 1947 CE 3103 
1955 CE 5861 
LATITUDE 48 23 1956 CE 5861 
LONGITUDE 89 15 1965 CE 5861 
1966 CE 5861 
1966 CE 5861 
1975 CE 5861 
197 Sees 5861 
PRINCIPAL FUEL - IMPORTED BITUMINOUS COAL 
HIRAM WALKER & SON LTD 
WALKERVILLE 1952 BW 2758 
1955 BW 2758 
LATITUDE 42 18 1959 FW 2758 
LONGITUDE 83 01 1970 FW 2758 
PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 
INCO METALS COMPANY 
IRON ORE RECOVERY 1963 DB 3792 
1963 DB 3792 
LATITUDE 46 28 1963 DB 3792 
LONGITUDE 81 04 1963 DB 3792 
PRINCIPAL FUEL - WASTE HEAT 
JAMES RIVER MARATHON LTD 
MARATHON 1946 CE 4654 
1946 CE 4654 
LATITUDE 48 40 1952 CE 4654 
LONGITUDE 86 25 1979 BW 4654 
PRINCIPAL FUEL - SPENT PULPING LIQUOR 
ONTARIO HYDRO 
BRUCE "A" 1976 BW 4275 
1977 BW 4275 
LATITUDE 44 25 1977 BW 4275 
LONGITUDE 81 33 1978 BW 4275 
PRINCIPAL FUEL - URANIUM 
J CLARK KEITA 1952 BWGN 6033 
1952 BWGM 6033 
LATITUDE Ly Cl} 1953 BWGM 6033 
LONGITUDE 83 06 1953 BWGM 6033 


PRINCIPAL FUEL - 


IMPORTED BITUMINOUS COAL 


STEAM 
TEMP 
VAPEUR 
TEMP 


343 
482 
482 
482 
482 
482 
482 
482 


316 
316 
316 
316 


249 
249 
249 
249 


371 
371 
371 
371 


256 
256 
256 
256 


482 
482 
482 
482 


- 78 - 


PRIME 


MOTEURS PRIMAIRES 


MOVERS 


YEAR AND 
MG/HR MANUFACTURER TYPE THROTTLE RPM CAPACITY 
ANNEE ET TYPE SOUPAPE T/MN CAPACITE 
MG/HR FABRICANTS 
KPA c KW 
Sikee 1955 BBC BE 4137 385 3600 6 000 
68 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 
45 1928 GE B 2930 329 3600 4 000 
Ono 29 GE cD 2930 329 3600 5 000 
91 1963 Se BE 5861 482 3600 17 200 
136 1974 SLAV B 5688 482 3600 25 600 
Sil ed) SLAV B 5688 482 3600 34 000 
131 
249 
211 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - CHARBON BITUMINEUX IMPORTE 
32 1938 GE PC 2758 304 3600 1 000 
32 get o2 GE B 1379) 271 3600 1 000 
45) 1955 GE BP 2758 304 3600 2) 5010 
91 1970 GE BP 2758 304 5000 5 000 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUOREL 
36 1963 CGE B 3447 329 3600 Cy Si/s) 
36 1963 CGE (e: 862 174 3600 S375) 
36 
36 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - RECUPERATION THERMIQUE 
52 1946 WEST C 4137 371 3600 7 500 
52 1948 GE (© 4137 399 3600 4 000 
52 1948 GE B 4137 399 3600 4 000 
144 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - LESSIVE DE PATE EPUISEE 
472 1976 PARS 4137 253 1800 800 000 
472 1977 PARS 4137 253 1800 800 000 
472 1977 PARS 4137 253 1800 800 000 
472 1978 PARS 4137 253 1800 800 000 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - URANIU4Y 
29D AIO? EE c 5861 482 3600 66 000 
29501952 EE c 5861 482 3600 66 000 
295 1953 EE le 5861 482 3600 66 000 
295 1953 EE Cc 5861 482 3600 66 000 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - CHARBON BITUMINEUX 


IMPORTE 


VAPEUR 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1954 BBC 4160 6 666 
6 666 
1928 GE 4000 4 000 
1928 GE 4000 5 000 
1963 Ss 4160 17 100 
1974 ASEA 13860 25 470 
1975 ASEA 13800 34 000 
85 570 
92 236 
1938 GE 4160 1 000 
1952 GE 4160 1 000 
1956 GE 4160 200 
1970 GE 4160 5 000 
9 500 
9 500 
1963 CGE 6900 Sasa 
1963 CGE 6900 eit hs) 
18 750 
18) 75.0 
1946 WEST 6900 7 500 
1948 GE 6900 4 000 
1948 GE 6900 4 000 
15 500 
15 500 
1976 PARS 18500 800 000 
1977 PARS 18500 800 000 
1977 PARS 18500 800 000 
1978 PARS 18500 800 000 
3 200 000 
1952 EE 13800 66 000 
1952 EE 13800 66 000 
1953 EE 13800 66 000 
1953 EE 13800 66 000 


264 000 


STEAN 


LAKEVIEW 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL 


LAMBTON 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL 


LENNOX 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL 


NANTICOKE 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL 


PICKERING 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL 


PICKERING 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL 


RICHARD L 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL 


ROLPHTON 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL 


THUNDER BAY 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL 


BOILERS 
CHAUDIERES 
YEAR AND 
MANUFACTURER KPA 
ANNEE ET 
FABRICANTS KPA 
1962 BWGM 16892 
1963 BWGMN 16892 
43 34 1965 CE 16892 
7933 1965 CE 16892 
1967 BW 16892 
1969 BW 16892 
1969 BW 16892 
1969 BW 16892 
FUEL - IMPORTED BITUMINOUS COAL 
1969 CE 16892 
1970 CE 16892 
42 48 1970 CE 16892 
82 26 1970 CE 16892 
FUEL - IMPORTED BITUMINOUS COAL 
1976 CE 16892 
1976 CE 16892 
44 11 1976 CE 16892 
76 47 1977 CE 16892 
FUEL - HEAVY FUEL OIL 
1973 BW 16892 
1973 BW 16892 
43 34 U973 BW 16892 
TA) 38) 1974 BW 16892 
1975 BW 16892 
1977 BW 16892 
1978 BW 16892 
1978 BW 16892 
FUEL - IMPORTED BITUMINOUS COAL 
A 1971 BW 3992 
1971 BW 3992 
43 50 1972 BW 3992 
79 02 1973 BW 3992) 
FUEL - URANIUM 
B 1983 BW 3.992 
43 50 
79 02 
FUEL - URANIUM 
HEARN 1951 BWGM 6033 
1952 BWGM 6033 
43 39 1952 BWGM 6033 
79 20 1953 BWGM 6033 
1960 CE 13100 
1961 BWGM 13100 
1961 CE 13100 
1961 BWGM 13100 
FUEL - IMPORTED BITUMINOUS COAL 


1962 BWGM 2930 
46 11 
77 ~+40 
FUEL - URANIUM 
1963 FW 10687 
1981 CE 13100 
48 22 1982 CE 13100 
89 13 
FUEL - LIGNITE COAL 


STEAM 
TEMP 


VAPEUOR 
TEMP 


252 
252 
252 
252 


PRS 


482 
482 
482 
482 
538 
538 
538 
538 


232 


538 
538 
538 


a ie 


PRIME MOVERS 


MOTEURS PRIMAIRES 


YEAR AND 
MG/HR MANUFACTURER TYPE 
ANNEE ET TYPE 
MG/HR FABRICANTS 
907 1962 PARS C 
907 1963 PARS C 
907 1965 AEI (e 
907 1965 AEI Cc 
907 1967 AEI Cc 
907 1969 AEI Cc 
907 1969 PARS C 
907 1969 PARS C 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - 
1633 1969 CGE [es 
1633 1970 CGE c 
1633 1970 CGE Cc 
1633 1970 CGE Cc 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - 
1633 1976 CGE c 
1633 1976 CGE c 
1633 1976 CGE c 
1633 1977 CGE Cc 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - 
N633 351973 HP c 
1633 1973 HP (= 
1633 1973 HP Cc 
1633 1974 HP ce 
1633 1975 HP Cc 
1633 1977 HP Cc 
1633 1978 HP c 
1633 1978 HP c 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - 
2930 1971 PARS 
ZIS 0m ou PARS 
29305 19)72 PARS 
2930) 19173 PARS 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - 
2930 1983 PARS 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - 
386 1951 PARS C 
386 1952 PARS C 
386 1952 PARSS 1G 
386 1952 PARS C 
612 1960 PARS C 
612 1961 PARS C 
612 1961 PARS C 
612 1961 PARS C 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - 
136 1962 AEI Cc 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - 
386 1963 EE CS 
476 1981 BBC Cc 
476 1981 BBC c 


THROTTLE 


SOUPAPE 


KPA 


16203 
16203 
16203 
16203 
16203 
16203 
16306 
16306 


CHARBON BITUMINEUX IMPORTE 


16203 
16203 
16203 
16203 


CHARBON BITUMINEUX IMPORTE 


16203 
16203 
16203 
16203 


c 


538 
538 
538 
538 
538 
538 
538 
538 


538 
538 
538 
538 


538 
538 
538 
538 


MAZOUT LOURD 


16203 
16203 
16203 
16203 
16203 
16203 
16203 
16203 


CHARBON BITUMINEUX IMPORTE 


3930 
3930 
3930 
3930 


URANIUM 


3930 


URANIUM 


5861 
5861 
5861 
5861 
12411 
12411 
12411 
12411 


CHARBON BITUMINEUX IMPORTE 


2758 


URANIUM 


Sy 
12411 
12411 


538 
538 
538 
538 
538 
538 
538 
538 


251 
251 
251 
251 


251 


482 
482 
482 
482 
538 
538 
538 
538 


232 


3600 
3600 
3600 
3600 
3600 
3600 
1800 
1800 


3600 
3600 
3600 
3600 


3600 
3600 
3600 
3600 


1800 
1800 
1800 
1800 


1800 


1800 
1800 
1800 
1800 
3600 
3600 
3600 
3600 


3600 


CAPACITY 


CAPACITE 


300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 


500 
500 
500 
500 


550 
550 
550 
550 


500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 


540 
540 
540 
540 


540 


200 
200 


22 


KW 


000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 


000 
000 
000 
000 


000 
000 
000 
000 


000 
000 
000 
000 


000 


000 


538 3600 100 000 
538 3600 150 000 
538 3600 150 000 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - CHARBON LIGNITE 


MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER 
ANNEE ET 
FABRICANTS 
1962 PARS 
1963 PARS 
1965 ACGE 
1965 ACGE 
1967 ACGE 
1969 ACGE 
1969 PARS 
1969 PARS 
1969 CGE 
1970 CGE 
1970 CGE 
1970 CGE 
1976 CGE 
1976 CGE 
1976 CGE 
1977 CGE 
1973 PARS 
1973 PARS 
1973 PARES 
1974 PARS 
1975 PARS 
USdere PARES 
1978 PARS 
1978 PARS 
1971 PARES 
1971 PARES 
1972 PARS 
1973 PARES 
1983 PARS 
1951 PARS 
1952 PARS 
1952 PARS 
1953 PARS 
1959 PARS 
1960 PARES 
1960 PARS 
1961 PARS 
1962 AEI 
1963 EE 
1981 BBC 
1981 BBC 


VOLTS 


VOLTS 


16000 
16000 
18000 
18000 
18000 
18000 
18000 
18000 


24000 
24000 
24000 
24000 


20000 
20000 
20000 
20000 


22000 
22000 
22000 
22000 
22000 
22000 
22000 
22000 


24000 
24000 
24000 
24000 


2400 


13800 
13800 
13800 
13800 
13800 
13800 
13800 
13800 


13800 


13800 
18000 
18000 


CA 


CA 


2x4 


500 
500 
500 
500 


2a 
573 
573 
573 
573 


22 


40 


540 
540 
540 
540 


74 


540 


VAPEOR 


PACITY 


PACITE 


KW 


00 000 


000 
000 
000 
000 


00 000 
750 
750 
750 
750 


95 000 


000 
000 


00 000 
000 
000 
000 
000 


60 000 


000 


540 000 


100 
100 
100 
100 
200 
200 
200 
200 


V2 


20 


100 
150 
150 


4 


18 4 


000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 


00 000 


000 


20 000 


000 
000 
000 


00 000 


79 000 


STEAM 
BOILERS 
CHAUDIERES 
YEAR AND 
MANUFACTURER 
ANNEE ET 
PABRICANTS 

POLYSAR LTD 

SARNIA 1943 BW 
1943 BW 

LATITUDE 42 58 1943 Bu 

LONGITUDE 82 23 1943 BW 
1943 BW 
1953 CE 
1983 CE 


PRINCIPAL FUEL - 


REDPATH SUGARS LTD 


NATURAL GAS 


TORONTO 1959 BW 
LATITUDE 43 40 
LONGITUDE TA) 75) 
PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 
ROMAN CORPORATION LTD 
STRATHCONA 1952 BW 
1968 BW 
LATITUDE 44 19 
LONGITUDE 76 57 
PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 
SPRUCE FALLS POWER & PAPER CO LTD 
KAPUSKASING MILL 1928 cvic 
1928 CVvICc 
LATITUDE 49 25 1952 CE 
LONGITUDE 82 26 1960 BW 
1964 BW 
1971 BW 
PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 
STELCO INC 
HAMILTON 1948 CE 
1948 CE 
LATITUDE 43 14 1948 CE 
LONGITUDE 19s 50 1948 CE 
1956 CE 


PRINCIPAL FUEL - 


BLAST FURNACE GAS 


KPA 


KPA 


2896 
2896 
2896 
2896 
2896 
2896 
9310 


4309 


2861 
4826 


93) 
1793 
We) 
WSJ} 
1793 
U793 


3103 
3103 
3103 
3103 
3103 


PRIME MOVERS 


MOTEURS PRIMATI 
STEAM YEAR AND 
TEMP MG/HR MANUFACTURER T 
VAPEUR ANNEE ET + 
TEMP MG/HR FABRICANTS 
(s 
327 136 1943 CWES P 
327] 136 1948 CWES P 
327 136 1956 CGE B 
327 136 1983 CWES B 
327 136 
399 204 
510 272 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL 
399 45 1959 CGE B 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL 
254 29 eel OOS SGE B 
338 HS 51955 SGE B 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL 
293 45 1945 GE Cc 
293 45 1958 PARS B 
293 57 
293) 93 
293 29 
293 79 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL 
399 57 1948 MST B 
399 Sidi e959 GE iS 
399 57 
399 57 
399 57 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


ONTARIO, 


RES 
YPE THROTTLE RPM 
YPE SOUPAPE T/MN 
KPA Cc 
2758 343 3600 
2758 399 3600 
4137 399 3600 
8600 510 3600 
- GAZ NATUREL 
4309 399 3600 
- GAZ NATOREL 
2758 327 3600 
2758 327 3600 
- GAZ NATUREL 
13:79 293 1800 
1793 293 3600 
- GAZ NATOREL 
3103 3199" 7:50 
1103 232 1500 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


4 000 
6 000 
15 625 
28 750 


2 500 


2 000 
2 000 


12 500 
9 100 


4 000 
6 000 


- GAZ DE HAUT FOURNEAU 


TOTAL 


VAPEUR 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPADX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1943 WEST 6600 4 000 
1948 WEST 13800 5 000 
1956 GE 13800 13 281 
1983 MITI 13800 28 750 
547034 
S105 
1959 CGE 600 2 500 
2 500 
2 500 
1955 SGE 575 1 655 
1955 SGE SiS 1 655 
3 310 
3 310 
1945 GE 6600 12 500 
1958 PARS 6600 9 100 
21 600 
21 600 
1948 CGE 6900 4 000 
1959 GE 6600 6 000 
10 090 
10 000 
USMOS Tae; 7 


STEAM 
BOILERS 
CHAUDIERES 
YEAR AND 
MANUFACTURER KPA 
ANNEE ET 
FABRICANTS KPA 
MANITOBA 
B C SUGAR REFINING CO LTD 
FORT GARRY 1940 FW 2068 
1940 FW 2068 
LATITUDE 50 07 1952 FW 2068 
LONGITUDE 96 56 
PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 
MANITOBA FORESTRY RESOURCES LTD 
THE PAS 1970 FW 5343 
1970 CE 5343 
LATITUDE 55 05 1975 FW 5343 
LONGITUDE 123 01 
PRINCIPAL FUEL - WOOD REFUSE 
MANITOBA HYDRO 
BRANDON 1957 CE 4309 
1958 CB 4309 
LATITUDE 49 50 1958 CE 4309 
LONGITUDE 99 53 1958 CB 4309 
1970 BW 9136 
PRINCIPAL FUEL - LIGNITE COAL 
SELKIRK 1960 BW 6033 
1960 Bw 6033 
LATITUDE 50 09 
LONGITUDE 96 52 
PRINCIPAL FUEL - LIGNITE COAL 
WINNIPEG CITY OF 
AMY STREET 1924 JI 1724 
1924 JI 1724 
LATITUDE 49 53 1924 JI 1724 
LONGITUDE 97 09 1930 JI 1724 
1950 BW 1724 
1952 BW 2758 
1953 BW 2758 
1957 BW 1724 
PRINCIPAL FUEL - LIGNITE COAL 
SASKATCHEWAN 
DOMTAR CHEMICALS GROUP 
UNITY 1948 FW 1517 
1948 FW 1517 
LATITUDE 5227 1969 cVIC 1517 
LONGITUDE 109 10 


PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 


PRIME MOVERS 


MOTEURS PRIMAIRES 


STEAM YEAR AND 
TEMP MG/HR MANUFACTURER TYPE THROTTLE RPM 
VAPEUR ANNEE ET TYPE SOUPAPE 
TEMP MG/HR FABRICANTS 
ic KPA c 
323 20 1940 ELLI' B 19234 323 3600 
323 20) 1953 BBC B 1931 323 3600 
323 23 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 
44 125 970 WEST BC 5343 441 5500 
444 99 1970 WEST B 5343 441 7300 
44 125 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DECHETS DE BOIS 
444 147 1957 MVIC C 4137 441 3600 
44 147° 1958 MVIC C 4137 441 3600 
44 147 1958 MVICe C 4137 441 3600 
441 147 1958 HyIc Cc 4137 441 3600 
510 397 1970 BBC Cc 8618 510 3600 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - CHARBON LIGNITE 
491 272 1960 PARS AC 5861 482 3600 
491 272 1960 PARS C 5861 482 3600 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - CHARBON LIGNITE 
288 32 1924 HOWD C 1724 288 3600 
288 32 1924 HOWD C 1724 288 3600 
288 32) 1952 BBC (e 2758 399 3600 
288 32 1954 BBC c 2758 399 3600 
316 57 
399 75 
399 127 
316 57 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - CHARBON LIGNITE 


271 9 1948 
271 9 
271 27 


MANITOBA, 


TOTAL 


1517 266 4053 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATOREL 


CAPACITY 


1 


2 500 


g) 
13 


33 
33 
33 
33 
105 


66 
66 


a5 
25 


1 


T/MN CAPACITE 


KW 


500 


800 
000 


000 
000 
000 
000 
000 


000 
000 


000 
000 
000 
000 


000 


VAPEOR 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1940 ELLI 550 1 500 
1953 BBC 550 2 500 
4 000 
4 000 
1970 EE 13800 9 800 
1970 EE 13800 13 000 
22 800 
22 800 
1957; MVIC 13800 33 000 
1958 MVIC 13800 33 000 
1958 MVIC 13800 33 000 
1958 MVIC 13800 33 000 
1970 BBC 13800 105 000 
237 000 
1960 PARS 13800 66 000 
1960 PARS 13800 66 000 
132 000 
369 000 
1924 PARS 12500 5 000 
1924 PARS 12500 5 000 
1952 BBC 12600 15 000 
1954 BBC 12600 25 000 
50 000 
50 000 
445 800 
1948 EE 600 1 150 
Ue ey) 


TAS0 


STEAM 


HUDSON BAY 
FLIN FLOWN 
LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL 


PRINCE ALBERT PULP CO LTD 


PRINCE ALBERT 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL 


SASKATCHEWAN POWER CORP 


A L COLE 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL 


BOUNDARY DAM 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL 


ESTEVAN 


LATITUDE 


LONGITUDE 


PRINCIPAL 


POPLAR RIVER 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL 


QUEEN ELIZABETH 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL 


BOILERS 
CHAUDIERES 
YEAR AND 
MANUFACTURER KPA 
ANNEE ET 
FABRICANTS KPA 
MINING & SMELTING CO LTD 
1951 BW 3103 
LIS BW 3103 
54 46 1967 BWGM 1379 
101753 1974 BW 3103 
1974 BW 3103 
FUEL - WASTE HEAT 
1968 BW 4137 
1968 BW 4137 
BE) 1 1970 BW 4137 
10551 1970 BW 4137 
1975 BW 4137 
FUEL - SPENT PULPING LIQUOR 
1928 BW 2758 
1929 BW 2758 
D207 1939 BW 2758 
106 38 1950 BW 2758 
1954 BW 2758 
1955 FW 2861 
1957 CE 5964 
FUEL - NATURAL GAS 
1959 BW 6033 
1960 CE 6033 
49 08 1969 CE 13100 
102 59 1970 CE 13100 
1973 CE 13100 
1978 CE 13100 
FUEL - LIGNITE COAL 
1948 CE 2896 
1950 CE 2896 
49 08 1953 FW 2896 
102 59 1957 FW 2896 
1957 FW 2896 
FUEL - LIGNITE COAL 
1980 BW 13100 
1983 CE 13100 
49 06 
105/934 
FUEL - LIGNITE COAL 
1958 FW 6033 
1959 FW 6033 
52007) 1972 BW 8963 
106 38 
FUEL - SUBBITUMINOUS COAL 


STEAM 
TEMP 
VAPEOR 
TEMP 


Cc 


399 
39) 
399 
399 
399 


391 
391 
427 
427 
427 
427 
488 


491 
491 
541 
541 
541 
541 


360 
360 
382 
382 
382 


541 
540 


491 
491 
516 


YEAR AND 
MG/HR MANUFACTURER TYPE THROTTLE RPM CAPACITY 
ANNEE ET TYPE SOUPAPE T/MN CAPACITE 
MG/HR FABRICANTS 
KPA Cc KW 
Pal {wet GE Cc 2758 385 3600 6 000 
7a en bo A) AC c 2758 399 3600 15 000 
44 
39 
45 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - RECUPERATION THERMIQUE 
181 1968 SLAV B 4137 SIDES 600R 225312 
162 
68 
68 
78 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL ~ LESSIVE DE PATE EPUISEE 
39929 PARS (C 2758 391 3600 10 000 
Sle GRlir/ PARS C 2758 427 3600 15 000 
64 1953 PARS C 2758 427 3600 25 000 
82 1954 PARS iC 2758 427 3600 25 000 
102 1957 PARS © C 5964 488 3600 33 000 
136 
150 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 
ZAZA O9 PARS (C 6033 488 3600 66 000 
272 1960 PARS 1G 6033 488 3600 66 000 
476 1969 CGE Cc 12411 538 3600 150 000 
476 1970 CGE i 12411 538 3600 150 000 
476 1973 HITA C 12411 538 3600 150 000 
885 1978 HETA SC 12411 538 3600 292 500 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - CHARBON LIGNITE 
36 1950 PARS C 2896 399 3600 15 000 
45 1953 PARS C 2896 399 3600 20 000 
91 1957 MVI¢c Cc 2896 399 3600 30 000 
102 
102 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - CHARBON LIGNITE 
885 1980 HITA C 12411 538 3600 294 000 
885 1983 HITA C 12411 538 3600 297 800 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - CHARBON LIGNITE 
272 1958 BBC Cc 6033 488 3600 66 000 
2120959 EE c 6033 488 3600 66 000 
386 1972 HITA C 86 18 510 3600 100 000 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - CHARBON SOUSBITUMINEUX 
SASKATCHEWAN, TOTAL 


PRIME 


MOVERS 


MOTEURS PRIMAIRES 


VAPEUR 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS. 
KW 
1951 GE 6900 6 000 
1976 AC 6900 15 000 
21 000 
21 000 
1968 ASEA 13800 2252 
(475 B)4) 2 
7274 3)\\72 
1929) PARS 13200 10 000 
1947 PARS 13800 15 000 
1953 PARS 13800 25 000 
1954 PARS 13800 25 000 
1957 PARS 14400 30 000 
105 000 
1959 PARS 14400 66 000 
1960 PARS 14400 66 000 
1969 CGE 16000 150 000 
1970 CGE 16000 150 000 
1973 AITA 15000 150 000 
1978 HITA 18000 292 500 
874 500 
1950 PARS 13800 15 000 
1953 PARS 13800 20 000 
1957 MVIC 14400 30 000 
65 000 
1980 HITA 18000 294 000 
1983 HITA 18000 297 800 
591 800 
1958 BBC 14400 75 000 
1959 EE 14400 66 000 
A972) HITA 13800 100 000 
241 000 
1 877 300 
Le SPA AS? 


STEAM 
BOILERS 
CHAUDIERES 
YEAR AND 
MANUFACTURER 
ANNEE ET 
FABRICANTS 

ALBERTA 

A EC POWER LTD 

MILDRED LAKE 1977 BW 
1977 BW 

LATITUDE 57 02 1977 BW 

LONGITUDE Wilde SS 1978 BW 
1978 BW 


PRINCIPAL FUEL - 


NATORAL GAS 


ALBERTA GOVERNMENT SERVICES 


CLARESHOLM CARE CNTR 1960 FW 

1960 FW 
LATITUDE 5102 1969 TIW 
LONGITUDE 23235 


PRINCIPAL FUEL - 


NATURAL GAS 


ALBERTA HOSPITAL- EDMONTON 


EDMONTON 1946 BW 

1961 BW 
LATITUDE 53.933 1969 BW 
LONGITUDE 113 28 1977 TIW 


PRINCIPAL FUEL - 


ALBERTA POWER LTD 


NATURAL GAS 


BATTLE RIVER 1956 CE 
1964 CE 
LATITUDE 52 35 1969 CE 
LONGITUDE 112 04 1975 CE 
1981 CE 


PRINCIPAL FUEL - 


SUBBITUMINOUS COAL 


H R MILNER 1973 BW 
LATITUDE 23) 56 
LONGITUDE 118 30 


PRINCIPAL FUEL - 


ALBERTA SUGAR CO 


TABER 1950 BWGM 

11950 BWGM 
LATITUDE 49 47 1960 BWGM 
LONGITUDE 112 08 


PRINCIPAL FUEL - 


NATURAL GAS 


KPA 


KPA 


6550 
6550 
6550 
6550 
6550 


1241 
1241 
1241 


1034 
1034 
3103 
3103 


4137 
4137 
14824 
13031 
11170 


8963 


CANADIAN BITUMINOUS COAL 


2827 
2827 
2827 


= 930— 


PRIME MOVERS 


MOTEURS PRIMATRES 
STEAM YEAR AND 
TEMP - MG/HR MANUFACTURER TYPE THROTTLE 
VAPEUR ANNEE ET TYPE SOUPAPE 
TEMP MG/HR FABRICANTS 
Cc KPA Cc 
510 340 1978 CGE B 6205 496 3600 
510 340 1978 CGE B 6205 496 3600 
510 340 1978 CGE B 6205 496 3600 
510 340 1978 CGE (ce 6205 496 3600 
510 340 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 
193 5 1960 GE B 1207 192 5500 
193) Sa 192 WAUM OD 1800 
193 11 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 
186 at “1929 BM B 1034 186 400 
186 14 1970 WYSS P 2827 349 1200 
357 23 
371 23 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 
441 172 “11956 BBC Cc 4137 441 3600 
44d 172 1964 BBC Cc 4137 441 3600 
541 483 1969 GE Cc 12411 541 3600 
541 5031975 GE e) 12411 538 3600 
541 KOS 1980 HEPAT 1c 11170 538 3600 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - CHARBON SOUSBITUMINEUX 
513 C2973 HITA C 8618 510 3600 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - CHARBON BITUMINEUX CANADIEN 
329 3271950 WEST B 2827 329) 36010 
329 S2me 967, BBC B 2827 329 7500 
329 36 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATOUREL 


RPM CAPACITY 


T/MN CAPACITE 


KW 


50 000 
50 000 
50 000 
50 000 


400 


125 


500 
2 500 


30 000 
32 000 
150 
154 
375 


000 
036 
000 


150 000 


2 500 
5 000 


MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER 
ANNEE ET 
FABRICANTS 
1978 CGE 
1978 CGE 
1978 CGE 
1978 CGE 
1960 GE 
1972 TA 
1929 CGE 
OF BBC 
1956 BBC 
1964 BBC 
1969 GE 
1975 GE 
1981 HITA 
us73 HITA 
1950 WEST 
1967 BBC 


VAPEOR 
VOLTS CAPACITY 
VOLTS CAPACITE 
KW 
13800 50 000 
13800 50 000 
13800 50 000 
13800 60 000 
210 000 
210 000 
2400 400 
2400 125 
Syn2) 
525 
2300 500 
4160 2 500 
3 000 
3 000 
14400 30 000 
14400 32 000 
16000 150 000 
16000 154 000 
21000 375 000 
741 000 
15000 150 000 
150 000 
891 000 
2300 2 000 
2300 4 300 
6 300 


6 300 


STEAM 


BOILERS 


CHAUDIERES 


YEAR AND 
MANUFACTURER 


ANNEE ET 
FABRICANTS 


ALTA PUBLIC WORKS SUPPLY & SERVICES 


LEGISLATURE BUILDING 1950 FW 
1951 FW 
LATITUDE D333 1954 FW 
LONGITUDE 113 28 
PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 
MICHENER CENTRE SOUTH 1949 VKEL 
1953 PW 
LATITUDE 52 16 1957 FW 
LONGITUDE 113 48 1967 FW 
PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 
AMOCO CANADA PETROLEUM CO LTD 
EAST CROSSFIELD 1968 TIW 
1968 TIW 
LATITUDE 51 26 1968 TIW 
LONGITUDE 114 01 1968 TIW 
PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 
BUILDING PRODUCTS OF CAN LTD 
EDMONTON 1954 Wwr 
1973 TIiwW 
LATITUDE 53533 
LONGITUDE 113 28 


PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 


BUILDING SERVICES ALTA HOSPITAL 


PONOKA HOSPITAL 1950 FW 
1951 FW 
LATITUDE 52 42 1954 FW 
LONGITUDE Wie Si) 
PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 
CELANESE CANADA INC 
CLOVER BAR PLANT 1953 FW 
1953 FW 
LATITUDE 53 34 1953 FW 
LONGITUDE 113 20 1953 FW 
1966 BW 


PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 


KPA 


KPA 


1276 
1276 
1276 


1103 
1103 
1103 
1103 


2068 
2068 
2068 
2068 


4137 
1207 


1379 
1379 
1379 


4137 
4137 
4137 
4137 
4137 


STEAM 
TEMP 


VAPEUR 
TEMP 


fe: 


194 
194 
194 


186 
186 
186 
188 


216 
216 
104 
104 


404 


198 
198 
198 


399 
399 
399 
399) 
399 


PRIME MOVERS 


MOTEURS PRIMAIRES 


YEAR AND 
MG/HR MANUFACTURER TYPE THROTTLE RPM CAPACITY 
ANNEE ET TYPE SOUPAPE T/MN CAPACITE 
MG/HR FABRICANTS 
KPA c KW 
14 1946 BM B 1276 192 360 500 
14: 1953 SENG B 1276 1920 e327. 800 
14 1959 BM B 1276 194 8000 800 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 
251926 BM B 1103 186 514 100 
Saal 930) BM B 1103 186 400 250 
11. +1961 WEST B 1103 186 6020 400 
16 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 
32,1968 B 414 152 3650 450 
66 1968 B 414 152 3650 450 
32 
66 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 
16 «41954 CGE B 4137 404 4900 1 000 
9 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 
14 1951 BM B 1344 197 400 200 
14 1961 BBC B 1344 US) Sy Sw 600 
14 1961 BBC B 1344 197 9750 600 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 
125 9953) WEST D 4137 399 3600 6 000 
125 loos WEST OD 4137 399 3600 6 000 
125 1953 WEST OD 4137 399 3600 6 000 
125 
163 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 


VAPEUR 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1953 LDM 2400 500 
1959 cS 2400 800 
1965 MP 2400 800 
2 100 
1926 CGE 2375 100 
1930 MP 2375 250 
1961 WEST ENTS 400 
750 
2 850 
1970 EM 440 300 
1970 EM 440 300 
600 
600 
1954 CGE 440 U NPASS 
WES) 
Hiali25) 
1951 SGE 2300 200 
1961 BBC 2300 600 
1961 BBC 2300 600 
1 400 
1 400 
1953 WEST 6900 € 600 
1953 WEST 6900 6 €00 
1953 WEST 6900 6 600 
19 800 


STEAM VAPEUR 
BOILERS PRIME MOVERS MAIN GENERATORS 
CHAUDIERES MOTEURS PRIMAIRES GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND STEAM YEAR AND YEAR AND 
MANUFACTURER KPA TEMP MG/HR MANUFACTURER TYPE THROTTLE RPM CAPACITY MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VAPEUR ANNEE ET TYPE SOUPAPE T/MN CAPACITE ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS KPA TEMP MG/HR FABRICANTS FABRICANTS 

Cc KPA Cc KW KW 


DOW CHEMICAL CANADA INC 


POWER PLANT 1967 FW 3103 240 Sat 979 GE B 5861 399) 36008 SUS: 37:2 
1967 FW 3103 240 52, 1979 GE B 5861 399° 36007 V8! 37:2 
LATITUDE 53 43 1974 BW 1724 210 68 
LONGITUDE 113 13 1974 BW 1724 210 68 
1979 FW 5860 399 Paro | 
1979 FW 5860 399 227 
PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 0 
0 
EDMONTON POWER 
CLOVER BAR 1970 BW 12411 538 499 1970 WYSS C 12411 538 3600 165 000 1970 OERL 16000 165 000 
1973 BW 12411 538 £995 19:73 WYSS) 1c 12411 538 3600 165 000 1973 OERL 16000 165 000 
LATITUDE 53) 39 1977 BW 12411 538 K99° 1977 HITA C 12411 538 3600 165 000 1977 HITA 16000 165 000 
LONGITUDE 113 20 1979 BW 12411 538 499 1979 HELA WC 12411 538 3600 165 000 1979 HITA 16000 165 000 
PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 660 000 
ROSSDALE 1932 BW 2758 399 CA 939 PARS C 2586 399 3600 15 000 1939 PARS 13800 15 000 
1938 BW 2758 399 75 1944 PARS C 2586 399 3600 15 000 1944 PARS 13800 15 000 
LATITUDE 23) S35) 1941 BW 2758 399 YS SIEGE) PARS C 2586 399 3600 30 000 1949 PARS 13800 30 000 
LONGITUDE 113 28 1947 BW 2758 399 vies ARIES) PARS C 2586 399 3600 30 000 1953 PARS 13800 30 000 
1949 BW 2758 399 75951955 BBC ; 2586 399 3600 30 000 1955 BBC 13800 30 000 
1953 BW 2758 399 91 1960 BBC Cc 5861 482 3600 75 000 1960 BBC 14400 75 000 
1955 BW 2758 399 150963 PARS eG 5861 482 3600 75 000 1963 PARS 14400 75 000 
1960 BW 5861 482 299 1966 PARS  C¢ 5861 482 3600 75 000 1966 PARS 14400 75 000 
1963 BW 5861 482 299 
1966 BW 5861 482 302 
PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 345 000 
1 005 000 
FOOTHILLS HOSPITAL 
CALGARY 1961 FW 1724 207 23 1966 WEST B 1724 207 5000 1 000 1966 WEST 13200 1 000 
1961 FW 1724 207 23 1966 WEST B 1724 207 5000 1 000 1966 WEST 13200 1 000 
LATITUDE i) Os) 1969 BW 3447 399 57 41971 SLAV B 3275 399 3600 5 600 1971 ASEA 13200 6 000 
LONGITUDE 114 05 1972 TIW 3447 399 68 1980 SLAV B 3275 399 3600 10 000 1980 ASEA 13200 10 000 
PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATOREL 18 000 
18 000 
GULF CANADA RESOURCES INC 
RIMBEY 1961 CE 3103 279 45 1961 CWES B 3103 224 5000 1 000 1961 CWES 480 1 000 
1961 CE 3103 PUES) 45 1961 CWES B 3103 224 5000 1 000 1961 CWES 480 1 000 
LATITUDE 52 38 1961 CE 3103 279 45 1961 CWES B 3103 224 5000 1 000 1961 CWES 480 1 000 
LONGITUDE 1914 14 1963 BW 3103 316 7s 19/63 CWES B 3103 224 5000 1 000 1963 CWES 480 1 000 
PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 4 000 
4 000 
MEDICINE HAT CITY OF 
MEDICINE HAT 1945 FW 2068 288 32 1929 PARS C 1138 288 3600 3 000 1929 PARS 2300 3 000 
1949 FW 2068 288 32 19/49 PARS C 1862 288 3600 5 000 1949 PARS 13800 5 000 
LATITUDE 50 03 1953 FW 3447 28) 79° + =1953 PARS C 3103 399 3600 30 000 1953 PARS 13900 30 000 
LONGITUDE 110 40 1953 FW 3447 399 79 «#1974 PARS C 4033 427 3600 15 000 1974 PARS 13800 15 000 
1974 TiwW 4137 427 75 
1980 FW 2930 399 136 
1980 FW 2930 399 136 
PRINCIPAL FUEL - WASTE HEAT GT COMBUSTIBLE PRINCIPAL - RECUPERATION THERMIQUE GT 53 000 


STEAM 
BOILERS 
CHAUDIERES 
YEAR AND 
MANUFACTURER KPA 
ANNEE ET 
FABRICANTS KPA 
PROCTER & GAMBLE CELLULOSE LTD 
WAPITI RIVER 1973 CE 6205 
1973 CE 6205 
LATITUDE 55 10 1973, PW 1207 
LONGITUDE 118 48 
PRINCIPAL FUEL - SPENT PULPING LIQUOR 
SHERRITT-GORDON MINES LTD 
FORT SASKATCHEWAN 1954 CE 6205 
1954 CE 6205 
LATITUDE 53 43 
LONGITUDE 113 13 
PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 
SOUTHERN ALTA INSTITUTE OF TECH 
POWER PLANT 1956 FW 1276 
1967 BW 1276 
LATITUDE 51 03 1967 BW 1276 
LONGITUDE 114 05 1975 BH 1276 
PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 
ST REGIS (ALBERTA) LTD 
HINTON 1957 FW 4137 
1957 FW 4137 
LATITUDE 53 25 1957 CE 4137 
LONGITUDE 117 34 1979 CB 4137 
PRINCIPAL FUEL - SPENT PULPING LIQUOR 
SUNCOR INC 
TAR ISLAND 1966 FW 5481 
1966 FW 5481 
LATITUDE 56 57 1967 FW 5481 
LONGITUDE 111 26 1969 FWP 2930 
1969 FWP 2930 
1969 FWP 2930 
1980 CE 5654 
PRINCIPAL FUEL - PETROLEUM COKE 
THE CANADIAN SALT CO LTD 
LINDBERGH 1948 PW 1554 
1948 FW 1551 
LATITUDE 53 53 1971 FW 1551 
LONGITUDE 110 40 


PRINCIPAL FUEL - 


NATURAL GAS 


PRIME 
MOTEU 
STEAM YEAR 
TEMP MG/HR MANUF 
VAPEUR ANNEE 
TEMP MG/HR FABRI 
c 
427 263Ee 1973 
427 204 
188 36 
COMBUSTIBLE 
399 68 1954 
Sie}h) 68 1959 
COMBUSTIBLE 
198 14 1959 
191 32 
191 a2 
191 41 
COMBUSTIBLE 
399 84 1957 
399 91 
399 136 
399 186 
COMBUSTIBLE 
399 374 1966 
399 374 1967 
399 374 
327 52 
327 52 
Say 52 
399 125 
COMBUSTIBLE 
203 15 1964 
203 15 
203 17 
COMBUSTIBLE 


MOVERS 
RS PRIMAIRES 
AND 
ACTURER TYPE THROTTLE RPM CAPACITY 
ET TYPE SOUPAPE T/MN CAPACITE 
CANTS 

KPA Cc KW 
SLAV B 6205 427 3600 31 950 


PRINCIPAL - LESSIVE DE PATE EPUISEE 


BBC CE 6033 399 3600 3 000 

BBC CE 6033 399 3600 3 000 
PRINCIPAL - GAZ NATUOREL 

BM B 1276 192 8000 600 
PRINCIPAL - GAZ NATUREL 

GE CD 4137 39973600) 21960 


PRINCIPAL - LESSIVE DE PATE EPUISEE 


GE BE 5481 3993600) 32775010 

GE BE 5481 39:9153'6.0/ 0s 21500 
PRINCIPAL - COKE DE PETROLE 

CGE B 1551 203 4600 600 


PRINCIPAL - GAZ NATUREL 


VAPEUR 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1973 SLAV 13800 311 1950 
Se 950 
31 950 
1954 BBC 4160 2 500 
1959 BBC 4160 2 500 
5 000 
5 000 
1959 MP 4150 600 
€00 
600 
1957 GE 13800 21 960 
21 960 
21 960 
1967 GE 13800 32 500 
1967 GE 13800 32 500 
65 000 
65 000 
1964 CGE 2400 600 
600 


600 


STEAM 


= 87) = 


VAPEOR 
BOILERS PRIME MOVERS MAIN GENERATORS 
CHAUDIERES MOTEURS PRIMAIRES GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND STEAM YEAR AND YEAR AND 
MANUFACTURER KPA TEMP MG/HR MANUFACTURER TYPE THROTTLE RPM CAPACITY MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VAPEUR ANNEE ET TYPE SOUPAPE T/MN CAPACITE ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS KPA TEMP MG/HR FABRICANTS FABRICANTS 
Cc KPA Cc KW KW 
TRANSALTA UTILITIES CORP 
KEEPAILLS 1983 CE 17065 541 1156 1983 HITA C 16203 541 3600 403 200 1983 HITA 19000 403 200 
1983 CE 17065 541 1156 1983 HITA,  C 16203 541 3600 403 200 1983 HITA 19000 403 200 
LATITUDE 53/3350 
LONGITUDE 114 33 
PRINCIPAL FUEL - SUBBITUMINOUS COAL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - CHARBON SOUSBITUMINEUX 806 400 
SUNDANCE 1970 CE 16892 541 930 1970 EE Cc 16203 538 3600 300 000 1970 EE 18500 300 000 
1973 CE 16892 541 930 1973 EE (S 16203 538 3600 300 000 1973 EE 18500 300 000 
LATITUDE S330) 1976 CE 17065 541 1179 1976 CGE (s 16203 538 3600 375 000 1976 EE 20000 400 000 
LONGITUDE 114 33 1976 CE 17065 541 1179 1976 ACGE C 16203 538 3600 375 000 1976 EE 20000 400 000 
1977 CE 17065 541 1179 1977 ACGE C 16203 538 3600 375 000 1977 EE 20000 400 000 
1980 CE 17065 541 1179 1980 ACGE C 16203 538 3600 387 000 1980 ACGE 20000 400 000 
PRINCIPAL FUEL - SUBBITUMINOUS COAL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - CHARBON SOUSBITUMINEUX 2 200 000 
WABAMUN 1956 BWGM 5861 482 283 1956 MV CaG 5861 482 3600 66 000 1956 MVIC 13800 66 000 
1958 BWGM 5861 482 283 1958 AVIC Cc 5861 482 3600 66 000 1958 MVIC 13800 66 000 
LATITUDE 53) 33 1962 CE 14479 541 460 1962 AEI (e 12411 538 3600 150 000 1962 MVIC 16500 150 000 
LONGITUDE 114 29 1967 CE 16892 541 930 1967 AEI Cc 16203 538 3600 300 000 1967 AEI 18500 300 000 
PRINCIPAL FUEL - SUBBITUMINOUS COAL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - CHARBON SOUSBITUMINEUX 582 000 
3 588 400 
WESTERN CO-OPERATIVE FERTILIZER LTD 
MEDICINE HAT 1956 BW 3103 329 ZI 1956 GE BC 3103 329 4987 785 1956 GE 480 800 
LATITUDE 50 03 
LONGITUDE 110 40 
PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 800 
800 
ALBERTA, TOTAL 57993/07 91710 
BRITISH COLUMBIA - COLOMBIE-BRITANNIQUE 
B C FOREST PRODUCTS LTD 
COWICHAN 1930 VS 1462 232 3611915 AC c 1034 17 3600 750 1915 AC 480 750 
1968 CE 4826 441 36 1915 AC Cc 179 17 3600 800 T9TS AC 480 800 
LATITUDE 48 53 1918 AC c Use) 17 3600 2 000 1918 AC 480 2 000 
LONGITUDE 124 13 1945 AC (e 4137 441 3600 5 000 1966 AC 4160 5 000 
PRINCIPAL FUEL - WOOD REFUSE COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DECHETS DE BOIS 8 550 
CROFTON 1958 CE 4757 399 13) 91981 HITA B 4137 399 3600 38 000 1981 AITA 13800 38 000 
1958 FW 4757 BN) 91 
LATITUDE 48 52 1958 FW 4757 399 91 
LONGITUDE 2339) 1964 CE 4757 399 113 
1964 FW 4757 399 136 
1975 BW 4757 399 127 
1978 FW 4757 399 249 
PRINCIPAL FUEL - HEAVY FUEL OIL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - MAZOUT LOURD 38 000 
MACKENZIE 1972 BW 4137 410 VSG Ue) WEST 4137 398 3600 20 000 1979 MITI 13800 20 000 
1972 CE 4137 410 181 
LATITUDE ay AY) 
LONGITUDE 123515 
PRINCIPAL FUEL - SPENT PULPING LIQUOR COMBUSTIBLE PRINCIPAL - LESSIVE DE PATE EPUISEE 20 000 


STEAS 
BOILERS 


CHAUDIERES 


YEAR AND 


MANUFACTURER KPA 


ANNEE ET 
FABRICANTS 


VICTORIA 1997 
1925 
1929 


1932 


BW 
VUIW 
vUuIW 
BW 


48 25 
23022 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - WOOD REFUSE 


B C SUGAB 
VANCOUVER 1947 BWGM 
1947 BWGM 
LATITUDE 49 16 
LONGITUDE 123 07 
PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 
B C TIMBER 
CELGAR PULP MILL 1960 CE 
1960 FW 
LATITUDE 51 02 1963 BW 
LONGITUDE 118 32 
PRINCIPAL FUEL - WOOD REFUSE 
WATSON ISLAND 1950 FW 
1950 FW 
LATITUDE 54 14 1966 BW 
LONGITUDE 130 18 1966 BW 


PRINCIPAL FUEL - 


BRITISH COLUMBIA HYDRO & POWER AUTH 


BURRARD 1962 CB 
1963 CB 
LATITUDE 49 17 1965 CE 
LONGITUDE 122 52 1967 CE 
1968 CE 
1975 CE 
PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 
CANADIAN FOREST PRODUCTS LTD 
PORT MELLON 1947 CE 
1956 CE 
LATITUDE 49 32 1962 BW 
LONGITUDE UAE AA) 1962 BW 
1965 CE 


PRINCIPAL FUEL - SPENT 


CARIBOO PULP & PAPER CO 


QUESNEL 1972 BW 
vy FW 

LATITUDE S259 1972 FW 

LONGITUDE 122 30 1981 ZURN 


PRINCIPAL FUEL - SPENT 


KPA 


1172 
1379 
1276 
3103 


SVAUS) 
3275 


4137 
4137 
4437 


4137 
4137 
4137 
4137 


SPENT PULPING LIQUOR 


12755 
12755 
12755 
12755 
12755 
12755) 


2758 
2758 
2758 
2758 
2758 


PULPING LIQUOR 


4137 
4137 
4137 
4137 


PULPING LIQUOR 


STEAM 
TEMP 
VAPEUR 
TEMP 


343 
343 


39/9 
399 
399 


399 
399 
399 
399 


543 
543 
543 
543 
543 
543 


288 
288 
288 
288 
288 


399 
399 
399 
399 
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PRIME MOVERS 


MOTEURS PRIMATIRES 


YEAR AND 
MG/HR MANUFACTURER TYPE 
ANNEE ET TYPE 
MG/HR FABRICANTS 
11. 1940 GE c 
20 1950 AC (e; 
16 
27 
COMBUSTIBLE 
26 1947 WEST B 
26 1947 WEST B 
1974 PB B 
COMBUSTIBLE 
114 1963 CGE Cc 
129 
95 
COMBUSTIBLE 
113 1950 WORT BE 
113 1966 BBC BE 
295 
240 
COMBUSTIBLE 
476 1962 AEI c 
476 1963 AEI Cc 
476 1965 AEI Cc 
476 1967 AEI Cc 
476 1968 ACGE ¢ 
476 1975 EE c 
COMBUSTIBLE 
34 1928 WEST BP 
35 1947 WEST C 
100 
100 
100 
COMBUSTIBLE 
232 91972 TOBA B 
218 
59 
113 
COMBUSTIBLE 


THROTTLE 


SOUPAPE 


KPA o 


1207 
1207 


232 
232 


3275 343 
S25 343 
3275 343 


PRINCIPAL - GAZ NATUREL 


4137 399) 


4137 
4137 


399 
399 


12411 538 
12411 538 
12411 538 
12411 538 
12411 538 
12411 538 


PRINCIPAL —- GAZ NATOREL 


2758 
2758 


288 
288 


4137 B99 


RPM 


CAPACITY 


T/MN CAPACITE 


3600 
3600 


PRINCIPAL - DECHETS DE BOIS 


3600 
3600 
1800 


3600 


PRINCIPAL - DECHETS DE BOIS 


3600 
3600 


3600 
3600 
3600 
3600 
3600 
3600 


3600 
3600 


3600 


KW 


3 000 
1 500 


1 000 
1 000 
3 000 


2 500 


7 500 
37 000 


PRINCIPAL - LESSIVE DE PATE EPUISEE 


150 
150 
150 
150 
150 
162 


000 
000 
000 
000 
000 
500 


1 500 
3 000 


PRINCIPAL - LESSIVE DE PATE EPUISEE 


28 000 


PRINCIPAL - LESSIVE DE PATE EPUISEE 


VAPEUR 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1940 GE 4160 3 000 
1950 AC 600 1 500 
4 500 
71 050 
1947 WEST 2300 i «32h0) 
1947 WEST 2300 ) AS 
1974 CGE 2300 3 000 
5 500 
5 500 
1963 CGE 2300 2 500 
2500 
1950 EM 6900 7 500 
1966 BBC 13800 34 500 
42 000 
44 500 
1962 AEI 16500 150 000 
1963 AET 16500 150 000 
1965 AEI 16500 150 000 
1967 AEL 16500 150 000 
1968 ACGE 16500 150 000 
1975 EE 16500 162 500 
912 500 
912 500 
1928 WEST 2300 1 500 
1947 WEST 2300 3 000 
4 500 
4 500 
1972 TOBA 13800 28 000 
28 000 


28 000 


STEAM 
BOILERS 
CHAUDIERES 
YEAR AND 
MANUFACTURER KPA 
ANNEE ET 
FABRICANTS KPA 
CRESTBROOK PULP & PAPER LID 
SKOOKUMCAUCK 1968 MITI 4137 
1968 MITI 4137 
LATITUDE 49 49 
LONGITUDE 115 44 
PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 
CROWN ZELLERBACH CANADA LTD 
CAMPBELL RIVER 1952 CE 4137 
2 CE 4137 
LATITUDE 50 04 1963 BWGM 4137 
LONGITUDE 25S 1966 BW 4137 
1979 BW 4137 
PRINCIPAL FUEL - WOOD REFUSE 
KELOWNA 1950 BW 1496 
1956 BWGM 1999 
LATITUDE 49 53 1963 BWGM 2758 
LONGITUDE 119 29 
PRINCIPAL FUEL - WOOD REFUSE 
EVANS PRODUCTS CO LTD 
GOLDEN 1966 BWGM 4826 
LATITUDE 51 18 
LONGITUDE 116 58 
PRINCIPAL FUEL - WOOD REFUSE 
MACMILLAN BLOEDEL LTD 
CANADIAN WHITE PINE 1946 Bu 1379 
1948 BW 1379 
LATITUDE 49 16 1950 BW 1379 
LONGITUDE 123 07 1954 F@ 1896 
PRINCIPAL FUEL - WOOD REFUSE 
HARMAC 1950 CE 4137 
1950 CE 4137 
LATITUDE 49 10 1950 CE 4137 
LONGITUDE 123 56 1953 CE 4137 
1953 CE 4137 
1963 BW 4137 
1965 CE 4309 
PRINCIPAL FUEL - SPENT PULPING LIQUOR 
PORT ALBERNI 1947 CE 4437 
1956 CE 4137 
LATITUDE 49 14 1956 CE 4137 
LONGITUDE 124 48 1956 CE 4137 
1956 BW 4437 
1963 BW 4137 
1978 CE 4137 


PRINCIPAL FUEL - 


SPENT PULPING LIQUOR 


STEAM 
TENP 


VAPEUR 
TEMP 


S 


421 
421 


S71 
371 
Sa 
371 
371 


232 
213 
371 


399 


282 
288 
198 
282 


399 
399 
399 
399 
399 
399 
399 


399 
399 
399 
399 
399 
399 
399 


YEAR AND 
MG/HR MANUFACTURER TYPE THROTTLE RPM CAPACITY 
ANNEE ET TYPE SOUPAPE T/MN CAPACITE 
MG/HR FABRICANTS 
KPA Cc KW 
91 1968 MITI B 4137 421 3600 15 000 
113 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 
45 1964 WEST B 4137 371 5000 800 
45 1965 CGE B 4137 371 5500 3 255 
77 1981 WEST BE 4137 371 3600 25 000 
181 
181 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DECHETS DE BOIS 
14 1954 GE Cc 1034 260 3600 2 000 
23 1961 ac c 2758 371 3600 3 500 
27 1963 GE Cc 1620 316 3600 1 000 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DECHETS DE BOIS 
36 1946 PARS C 2586 371 3600 7 500 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DECHETS DE BOIS 
11 1956 PARS C 1207 296 3600 4 000 
29 
29 
39 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DECHETS DE BOIS 
27 1953 CGE BE 2241 371 4700 1 250 
50 1963 PARS C 1034 293 3600 4 000 
23 1963 CGE B 4137 399 3600 31 500 
39 
64 
147 
113 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - LESSIVE DE PATE EPUISEE 
40 1963 GE BE 4137 399 3600 28 000 
69 
82 
82 
109 
98 
136 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - LESSIVE DE PATE EPUISEE 
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PRIME MOVERS 


MOTEURS PRIMAIRES 


MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS 
ANNEE ET VOLTS 
PABRICANTS 

1968 MITI 13800 
1964 CGE 250 
1965 CGE 250 
1981 MITI 13800 
1954 GE 2300 
1961 AC 2300 
1963 GE 2300 
1946 PARS 4160 
1956 PARS 2300 
1953 CGE 600 
1963 PARS 2300 
1963 CGE 13800 
1963 CGE 12400 


VAPEOR 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


15 000 


15 000 


15 000 


800 


3255 
25 000 


7s) (WSS) 


2 000 
3 500 
1 000 


6 500 


35,5595 


7 500 


7 500 


7 500 


4 000 


36 750 


26 000 


26 000 


STEAM 
BOILERS PRIME 
CHAUDIERES MOTEU 
YEAR AND STEAM YEAR 
MANUFACTURER KPA TEMP MG/HR MANUF 
ANNEE ET VAPEUR ANNEE 
FABRICANTS KPA TEMP MG/HR FABRI 
c 
POWELL RIVER 1951 BW 4137 427 68 1951 
1958 Fu 4137 427 68 1967 
LATITUDE 49 52 1964 BW 4137 427 91 
LONGITUDE 124 33 1967 CE 6205 496 184 
1968 CE 6378 444 171 
PRINCIPAL FUEL - HEAVY FUEL OIL COMBUSTIBLE 
NORTHWOOD PULP & TIMBER LTD 
FRASER FLATS 19€6 FW 4482 399 204 1973 
1966 CE 4482 399 220 ao eit 
LATITUDE 54 00 1968 WISC 4482 385 45 
LONGITUDE 123 00 1981 CE 4482 399 227 
1981 CE 4482 399 235 
PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS COMBUSTIBLE 
SCOTT PAPER LTD 
NEW WESTMINSTER 1947 FW 4137 385 20953 
LATITUDE 49 12 
LONGITUDE 1122, 55 
PRINCIPAL FUEL - WOOD REFUSE COMBUSTIBLE 
TAHSIS COMPANY LTD 
GOLD RIVER 1967 FW 4137 400 136 1966 
1967 CE 44137 400 181 1982 
LATITUDE 47 41 
LONGITUDE 126 07 
PRINCIPAL FUEL - BIOMASS COMBUSTIBLE 
WELDWOOD OF CANADA LTD 
FLAVELLE CEDAR DIV 1964 BWGM 4137 385 36 1958 
1964 
LATITUDE 49 17 
LONGITUDE 122554 
PRINCIPAL FUEL - WOOD REFUSE COMBUSTIBLE 
WESTCOAST TRANSMISSION CO LTD 
TAYLOR 1957 VUIW 2896 293 68 1957 
1957 VUIW 2896 293 68) 1957 
LATITUDE 56 10 1957 VUIW 2896 293 68 1957 
LONGITUDE 120 41 1957 VUIW 2896 293 68 
PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS COMBUSTIBLE 


MOVERS 
RS PRIMAIRES 
AND 
ACTURER TYPE THROTTLE RPM 
ET TYPE SOUPAPE 
CANTS 
KPA Cc 
BBC BE 3792 413 3000 
CGE BE 6205 496 3600 
PRINCIPAL - MAZOUT LOURD 
SLAV B 4378 399 3600 
SLAV B 4378 399 3600 
PRINCIPAL - GAZ NATUREL 
WORT B 3964 385 4295 


PRINCIPAL - DECHETS DE BOIS 


PARS C 4138 400 3600 

SLAV B 4138 400 3600 
PRINCIPAL - BIO-MASSE 

GE Cc 1034 204 3600 

GE cD 4137 385 3600 


PRINCIPAL - DECHETS DE BOIS 


GE B 2758 288 5500 
GE CE 2758 288 5500 
GE CE 2758 288 5500 


PRINCIPAL - GAZ NATUREL 


CAPACITY 


T/MN CAPACITE 


KW 


12 500 
36 000 


28 800 
28 000 


615 


1 500 
27 964 


3 000 
3 500 


2 500 
2 500 
2 500 


VAPEUR 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
qgst BBC 6600 10 500 
1967 CGE 13800 36 000 
46 500 
lil3se250) 
1973 SLAV 13800 28 800 
1981 SLAV 14100 28 000 
56 800 
56 800 
1.953 GE 250 50 
1953 GE 250 20 
1953 GE 2200 400 
470 
470 
1966 PARS 2300 1 500 
1982 SLAV 13800 27 964 
29 454 
29 464 
1958 GE 480 3 000 
1965 GE 4160 3 500 
6 500 
6 500 
1957 GE 4160 20000 
1957 GE 4160 2 500 
1957 GE 4160 2 500 
7 500 


STEAS 


WESTERN PULP LTD 


PORT ALICE 

LATITUDE 50) 23 
LONGITUDE el eH/ 
PRINCIPAL FUEL - HEAVY 
WOODFIBRE 

LATITUDE 49 4O 


LONGITUDE 123 15 


PRINCIPAL FUEL - HEAVY 


WEYERHAEUSER CANADA LTD 
KAMLOOPS 


LATITUDE 50 40 
LONGITUDE 120 19 


BOILERS 
CHAUDIERES 
YEAR AND 
MANUFACTURER 
ANNEE ET 
FABRICANTS 
1949 CE 
1952 CE 
1958 BW 
1976 CE 
FUEL OIL 
1961 BW 
1965 BW 
1966 BW 
1975 TR 
1981 ZURN 
FUEL OIL 
1965 CE 
1965 BW 
1965 BW 
1972 BW 
1972 FW 
1972 FW 


PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 


KPA 


KPA 


4137 
4137 
4137 
4137 


3861 
3861 
3861 
2068 
3861 


4137 
4137 
4137 
4137 
4137 
4137 


STEAM 
TEMP 


VAPEUR 
TEMP 


SOY) 
399 
385 
214 
3919) 


399 
399 
399 
399 
399) 
39/9 


PRIME MOVERS 


MOTEURS PRIMAIRES 


VAPEOR 


MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND YEAR AND 
MG/HR MANUFACTURER TYPE THROTTLE RPM CAPACITY MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET TYPE SOUPAPE T/MN CAPACITE ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
MG/HR FABRICANTS FABRICANTS 
KPA (e KW KW 
84 1942 AC i 1103 210 3600 3 200 1942 AC 2300 3 200 
84 1947 CGE cD 4137 385 3600 6 000 1947 CGE 2300 6 000 
75 1949 ELLI' B 4137 385 3600 3 500 1949 ELLI 2300 3 500 
215 1949 ELLI' B 4137 385 3600 3 500 1949 ELLI 2300 3 500 
1976 CGE B 4137 385 3600 16 600 1976 CGE 13800 16 600 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - MAZOUT LOURD 32 800 
59 1947 ELLI B S792 385 3600 2 000 1947 ELLI 4160 2 000 
91 1947 ELLI B Bu92 385 3600 2 000 1947 ELLI 4160 2 000 
19° A961 CGE Cc 3792 385 3600 3 300 1961 CGE 4160 3 000 
91 
113 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - MAZOUT LOURD 7 000 
39 800 
64 1972 SLAV B 4137 399 3600 27 000 1972 SLAV 13800 27 000 
Zoi, SLAV B 4137 399 3600 14 000 1972 SLAV 13800 14 000 
27 
304 
227 
227 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUOREL 41 000 
41 000 
BRITISH COLUMBIA - TOTAL - COLOMBIE-BRITANNIQUE 1 418 889 
CANADA, TOTAL SSyl0i2929'5 
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INTERNAL COMBUSTION 


COMBUSTION INTERNE 


INTERNAL COMBUSTION 


PRIME MOVERS 


MOTEURS PRIMAIRES 


=- 94 — 


YEAR AND 
MANUFACTURER TYPE CYCLE SUPERCHARGED 
ANNEE ET TYPE CYCLE SURALIMENTE 
FABRICANTS 
NEWFOUNDLAND - TERRE-NEUVE 
IRON ORE CO OF CANADA 
MOBILE RAIL CAR 9 1978 GM D 2 YES 
LATITUDE D2e05: 
LONGITUDE 66 52 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL 
NEWFOUNDLAND & LABRADOR HYDRO 
BLACK TICKLE 1978 CAT D 4 YES 
1978 CAT D 4 YES 
LATITUDE 53 26 1978 CAT D 4 YES 
LONGITUDE 55 45 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL 
BURGEO 1970 LB D 4 YES 
1970 LB D 4 YES 
LATITUDE 47 36 1970 LB D 4 YES 
LONGITUDE 57 34 1971 RPAX D 4 YES 
1978 DD D 2 YES 
1981 CAT D 4 YES 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL 
CARTWRIGHT 1975 CAT D 4 YES 
1978 CAT D 4 YES 
LATITUDE 53 43 1978 CAT D 4 YES 
LONGITUDE 57 00 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL 
CHANGE ISLANDS Uekus! DEUZ D 4 NO 
1980 CAT D 4 YES 
LATITUDE 49 4O 1980 CAT D 4 YES 
LONGITUDE 54 24 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL 
CHARLOTTETOWN US DEUZ D 4 NO 
1975 CAT D 4 YES 
LATITUDE 52 40 1978 CAT D 4 YES 
LONGITUDE 56 10 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL 
CROQUE 1968 DEUZ D 4 NO 
1971 DEUZ D 4 No 
LATITUDE SiO 2 1971 DEUZ D 4 NO 
LONGITUDE 55 48 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL 
DAVIS INLFT 1970 CAT D 4 NO 
1975 CAT D 4 YES 
LATITUDE 55°50 ASTD Cat D 4 YES 
LONGITUDE 60 50 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL 
FLOWERS COVE 1970 CAT D 4 YES 
1972 CAT D 4 YES 
LATITUDE Sipas 1973 CAT D 4 YES 
LONGITUDE 56 44 1975 CAT D 4 YES 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


CYLINDERS 


CYLINDRES 


16 


- DIESEL 


- DIESEL 


=" DIESEL 


DAD 


=) DIESEL 


Nano 


- DIESEL 


AnD 


- DIESEL 


ean 


- DIESEL 


anv 


- DIESEL 


= DIESEL 


RPM 


T/MN 


720 


1800 
1800 
1200 


720 
720 
720 
720 
1800 
1200 


1200 
1200 
1800 


1800 
1200 
1200 


1800 
1800 
1800 


1800 
1800 
1800 


1800 
1800 
1800 


1200 
1200 
1200 
1200 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


1 074 


269 
269 
399 


608 
608 
1 074 


925 
95:5 


399 
SJE) 
269 


131 
B99 
399 


US) 
Ag 
72 


75 


49 


5 
Wl 
ud2 


642 
642 
1 082 
1 082 


COMBUSTION INTERNE 
MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1978 GM 4160 1 000 
1 000 
1 000 
1978 BBC 600 250 
1978 BBC 600 250 
1978 BBC 600 300 
800 
1970 TA 4160 500 
1970 TA 4160 500 
1970 TA 4160 1 000 
eA TA 4160 1 000 
1978 ELPR 4160 920 
1981 BBC 4160 850 
4 770 
1975 BBC 600 300 
1978 KATO 600 300 
1978 TA 600 250 
850 
1973 TA 600 100 
1980 LSOM 600 300 
1980 LSOM 600 300 
700 
oat TA 600 60 
1975 TA 600 136 
1978 BBC 600 136 
332 
1968 TA 600 60 
1971 TA 600 60 
1971 TA 600 40 
160 
1970 TA 600 60 
1975 TA 600 136 
1975 TA 600 136 
332 
1970 TA 600 600 
Hey? TA 600 600 
1973 TA 600 700 
LOWS TA 600 800 


INTERNAL COMBUSTION 


FOGO 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - 


FOX HARBOUR 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - 


FRANCOIS 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - 


49 43 
54 17 


52 18 
55 48 


47 34 
56 44 


GOOSE BAY NORTH 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - 


GRAND BRUIT 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - 


GRANDOIS 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - 


GREY RIVER 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - 


HARBOUR DEEP 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - 


HAWKES BAY 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - 


53019 
60 24 


47 4a 
58 14 


51 06 
55 45 


47 35 
57 06 


50 22 
56 31 


50° 36 
57 10 


DIESEL 


DIESEL 


DIESEL 


DIESEL 


DIESEL 


DIESEL 


DIESEL 


DIESEL 


DIESEL 


PRIME MOVERS 


MOTEORS PRIMAIRES 


YEAR AND 
MANUFACTURER 
ANNEE ET 
FABRICANTS 
1975 CAT 
1975 Cat 
1975 cat 
1975 CAT 
1975 cat 
1978 CAT 
1980 CAT 
1980 CAT 
1974 CAT 
1978 cat 
1978 cat 
1980 CAT 
1971 CUEN 
1980 cat 
1980 CUEN 
1952 MDE 
1952 MDE 
1952 MDE 
1952 MDE 
1958 GM 
1968 GM 
1969 GM 
1974 GM 
1970 DEUZ 
1970 DEUZ 
1973 DEUZ 
1971 DEUZ 
1971 DEUZ 
1971 DEUZ 
1970 CAT 
1975 CAT 
1975 CAT 
1974 Cat 
1975 CAT 
1979 CAT 
1980 CAT 
1971 GM 
1971 GH 


TYPE 


TYPE 


oOo”v ooo oov Sceevouvun7cY9 ln =) vouoNo vouvuvn000oYy 


oooso 


CYCLE 


CYCLE 


ferresee se 
Las 
iss] 
an 


COMBUSTIBLE 


YES 
YES 
YES 
YES 


feet 


COMBUSTIBLE 


SES 
+d 
ww 
n 


eee NNNNSSSE 
=z bal 
° i 

an 


Fea 
=z 
° 


COMBUSTIBLE 


NO 
YES 
YES 


fo i 


COMBUSTIBLE 


YES 
YES 
YES 
YES 


eeee 


COMBUSTIBLE 


2 NO 
2 NO 


COMBUSTIBLE 


- 95 - 


SUPERCHARGED 


SURALIMENTE 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


CYLINDERS 


CYLINDRES 


= 
DARANANADHN 


= 


- DIESEL 


ADNAN 


- DIESEL 


Aaa 


- DIESEL 


- DIESEL 


NeE 


- DIESEL 


Feo 


- DIESEL 


Ano 


- DIESEL 


DNDN 


- DIESEL 


20 
20 


- DIESEL 


RPM 


T/MN 


1200 
1200 
1200 
1200 
1200 
1200 
1200 
1200 


1800 
1800 
1800 
1800 


1800 
1800 
1800 


360 
360 
360 
360 
720 
900 
900 
900 


1800 
1800 
1800 


1800 
1800 
1800 


1800 
1800 
1800 


1800 
1800 
1800 
1800 


900 
900 


CAPACITY 


CAPACITE 


104 
186 
224 


850 
850 
850 
850 
1 074 
2 686 
2 686 
2 686 


49 
49 
TS) 


uss 
49 
49 


Us) 
172 
172 


269 
172 
172 
172 


2 954 
2 954 


COMBUSTION INTERNE 


MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE RT VOLTS CAPACITE 
FPABRICANTS 
KW 
USS GE 600 300 
1975 CANR 600 300 
1975 CANR 600 300 
USTS BBC 600 300 
EMIS) BBC 600 300 
1978 CANR 600 670 
1980 BBC 600 300 
1980 KATO 4160 850 
3320 
1974 TA 600 220 
1978 BBC 600 136 
1978 BBC 600 136 
1980 TA 600 75 
567 
aS7a ONAN 600 100 
1980 BBC 600 TS 
1980 ONAN 600 200 
475 
1952 CGE 4160 750 
1952 CGE 4160 750 
1952 CGE 4160 750 
1952 CGE 4160 70 
1958 GM 4160 1 000 
1968 GA 4160 2 500 
1969 GM 4160 2 600 
1974 GM 4160 2 600 
11 700 
1970 TA 600 40 
1970 TA 600 40 
1973 TA 600 60 
140 
1971 TA 600 60 
1971 TA 600 40 
VOT TA 600 40 
140 
1970 TA 600 60 
1975 TA 600 136 
1975 TA 600 136 
332 
1974 TA 600 250 
1975 TA 600 136 
ASS BBC 600 136 
1980 LSOM 600 136 
658 
1971 GM 4160 2 500 
1971 GA 4160 2 500 
5 000 


INTERNAL COMBUSTION 


PRIME MOVERS 


MOTEURS PRIMAIRES 


YEAR AND 
MANUFACTURER TYPE 
ANNEE ET TYPE 
FABRICANTS 

HOP EDALE 1973 CAT D 
1974 CAT D 

LATITUDE 55930 1980 CAT D 

LONGITUDE 60 15 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL 

L'ANSE AU LOUP 1974 Cat D 
1974 CAT D 

LATITUDE 51 30 1976 CAT D 

LONGITUDE 56 50 1980 CAT D 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL 

LA POILE 1975 DEUZ D 
1975 DEUZ D 

LATITUDE 47 41 1975 DEUZ D 

LONGITUDE 58 24 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL 

LITTLE BAY ISLANDS 1970 BUDA D 
1975 CUEN D 

LATITUDE 49 39 1979 CAT D 

LONGITUDE 55 47 1980 CAT D 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL 

MAIN BROOK 1970 DEUZ D 
1974 CAT D 

LATITUDE S14 1980 cat D 

LONGITUDE 56 01 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL 

MAKKOVIK 1974 CAT D 
1978 CAT D 

LATITUDE 559505 1980 CAT D 

LONGITUDE 59 11 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL 

MARYS HARBOUR 1974 CAT D 
1975 CAT D 

LATITUDE 52.18 19705 CAT D 

LONGITUDE 55 50 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL 

MCCALLUM 1975 CAT D 
1975 CAT D 

LATITUDE 47 37 1975 CAT D 

LONGITUDE 56 14 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL 

MONKSTOWN 1970 CAT D 
1970 CAT D 

LATITUDE 47 34 1971 DEUZ D 

LONGITUDE 54 26 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL 

MUD LAKE 1975 DEUZ D 
1980 CAT D 

LATITUDE 53 18 1980 cat D 

LONGITUDE 60 10 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


YES 
YES 
YES 


eee 


COMBUSTIBLE 


YES 
YES 
YES 
YES 


Fees 


COMBUSTIBLE 


ee 
=z 
(o) 


erefte 
=z 
oO 


COMBUSTIBLE 


YES 
YES 
YES 


foe 


COMBUSTIBLE 


YES 
YES 
YES 


eee 


COMBUSTIBLE 


YES 
YES 
YES 


fee 


COMBUSTIBLE 


YES 
YES 
NO 


fret 


COMBUSTIBLE 


eee 
2 
°o 


COMBUSTIBLE 


4 NO 
4 YES 
4 YES 


COMBUSTIBLE 


=96 = 


SUPE RCHARGED 


SURALIMENTE 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


CYLINDERS 


CYLINDRES 


Dan 


- DIESEL 


- DIESEL 


Ons 


- DIESEL 


DADA 


- DIESEL 


= DIESEL 


DAD 


- DIESEL 


nA 


- DIESEL 


Ana 


- DIESEL 


eeo 


- DIESEL 


RPM 


T/MN 


1800 
1800 
1800 


1200 
1200 
1200 
1200 


1800 
1800 
1800 


1800 
1800 
1800 


1800 
1800 
1800 


1800 
1800 
1800 


1800 
1800 
1800 


1800 
1800 
1800 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


224 
172 
201 


642 


1131 
13:1 
325 
325 


269 
269 
269 


269 


496 


324 
269 
269 


172 
172 
ES) 


75 


49 


75 
51 
51 


COMBUSTION INTERNE 


MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS | 
KW 
1973 STAM 600 182 
1973 TA 600 136 
1980 CAT 600 200 
518 
1974 TA 4160 600 
1974 TA 4160 600 
1976 TA 4160 800 
1980 KATO 4160 850 
2 850 
1975 TA 600 40 
WSIASS TA 600 60 
COTS TA 600 100 
200 
1970 AC 208 100 
OTS: MARA 208 100 
no79 BBC 600 300 
1980 LSOM 600 300 
800 
1970 TA 600 250 
1974 TA 600 250 
1980 LSOM 600 250 
750 
1974 CAT 600 250 
1978 TA 600 250 
1980 CAT 600 450 
950 
1974 GE 600 300 
1975 TA 600 250 
1975 TA 600 250 
800 
1975 TA 600 136 
1975 TA 600 136 
1975 TA 600 60 
832 
1970 TA 600 60 
1970 TA 600 60 
1971 TA 600 40 
160 
1975 TA 600 60 
1980 CAT 600 50 
1980 CAT 600 50 


INTERNAL COMBUSTION 


NAIN 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL 


PARADISE RIVER 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL 


PETIT FORTE 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL 


PETITES 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL 


POND COVE 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL 


PORT HOPE 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL 


POSTVILLE 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL 


RAMEA 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL 


RENCONTRE 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL 


RIGOLET 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL 


PRIME MOVERS 


MOTEURS PRIMAIRES 


YEAR AND 
MANUFACTURER 
ANNEE ET 
FABRICANTS 
1974 CAT 
USTs DD 

56 33 19°75 CAT 

61 41 1975 CAT 


FUEL - DIESEL 


1971  DEUZ 
1971 + DEUZ 
53 25 1971  DEUZ 
57 17 
FUEL - DIESEL 
1971 DEUZ 
1971 DEUZ 
47 22 1980 CAT 
54 40 
FUEL - DIESEL 
1974 DEUZ 
1974 DEUZ 
47 37 1975. CUEN 
58 36 
FUEL - DIESEL 
1978 DD 
1980 CAT 
50 07 1981 CAT 
56 50 
FUEL - DIESEL 
SIMPSON 1974 CAT 
1974 CAT 
52 33 1975. Cat 
56 18 
FUEL - DIESEL 
1973. CAT 
1973 CAT 
54 54 1976 CAT 
59 46 1980 CAT 
FUEL - DIESEL 
1970 +B 
1970 1B 
47 31 1972 LB 
57 25 1974 LIST 
1977 “LB 
1980 RPAX 
FUEL - DIESEL 
EAST 1974 CAT 
1980 CAT 
47 37 1980 cat 
55 14 
FUEL - DIESEL 
1974 CAT 
1974 CAT 
54 12 1980 CAT 
58 25 1980 CAT 
FUEL - DIESEL 


TYPE 


TYPE 


ovoNo vsuvuou0oD vouuy uvuoyo =) uoNU ouuy vue ~~ oe ~) 


voUuYy 


= 497u— 


CYCLE SUPERCHARGED 
CYCLE SURALIMENTE 
4 YES 
2 YES 
4 YES 
Ms YES 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


fee 
z 
(o) 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


eee 
=z 
°o 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


eee 
=z 
[o) 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


fen 
+ 
wy 
an 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


pmo. meay 
I 
is] 
™” 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


Seere 
— 
=] 
n 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


$errre 
«x 
we 
n 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


NO 
YES 
YES 


Pa 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


Frere 
+ 
tf 
a 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


CYLINDERS 


CYLINDRES 


- DIESEL 


nee 


- DIESEL 


anna 


- DIESEL 


foo 


- DIESEL 


- DIESEL 


DAN 


- DIESEL 


feeFf 


- DIESEL 


aoanmnwmwann 


- DIESEL 


DAnNS 


- DIESEL 


NNO 


- DIESEL 


RPM 


T/MN 


1200 
1800 
1200 
1200 


1800 
1800 
1800 


1800 
1800 
1800 


1800 
1800 
1800 


1800 
1200 
1800 


1800 
1800 
1800 


1800 
1800 
1800 
1800 


720 
720 
720 
720 
720 
720 


1800 
1800 
1800 


1800 
1800 
1800 
1800 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


399 
466 
399 
399 


49 
49 
Us 


131 
131 
US 


1 149 
082 
1 044 


269 
269 
172 


90 
90 
90 
52 


322 
322 
466 
466 
597 
17059 


V3 
172 
a2 


269 

75 
131 
269 


COMBUSTION INTERNE 


MAIN GENERATORS 


GENERATEORS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS 
ANNEE ET VOLTS 
FABRICANTS 

1974 TA 600 
1975 KOHL 600 
1975: TA 600 
1975 TA 600 
1971 TA 600 
1971 TA 600 
1971 TA 600 
AOSTA TA 600 
1971 TA €00 
1980 BBC 600 
1974 TA 600 
1974 TA 600 
1975 TA 600 
1978 ELPR 4160 
1980 KATO 4160 
1981 BBC 4160 
1974 TA 600 
1974 TA 600 
1975 TA 600 
1973 TA 208 
1973 TA 208 
1976 TA 208 
1980 TA 208 
1970 TA €00 
1970 TA 600 
1972 TA 600 
1974 TA 4160 
1977 TA 4160 
1980 CGE 4160 
1974 TA 600 
1980 BBC €00 
1980 BBC 600 
1974 TA 600 
1974 TA 600 
1980 CAT 600 
1980 GE 600 


CAPACITY 


CAPACITE 


INTERNAL COMBUSTION 


RODDICKTON 

LATITUDE 30/52 
LONGITUDE 56 08 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
SOUTH EAST BIGHT 
LATITUDE 47 23 
LONGITUDE S435 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
ST ANTHONY 

LATITUDE 51) 22 
LONGITUDE 55535 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
ST BRENDANS 

LATITUDE 48 52 
LONGITUDE 53 40 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
WESTPORT 

LATITUDE 49 47 
LONGITUDE 56 40 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
WILLIAMS HARBOUR 
LATITUDE Gy i335) 
LONGITUDE 52 26 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


NEWFOUNDLAND LIGHT & POW 
AGUATHUNA 

LATITUDE 48 33 
LONGITUDE 58 46 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
MOBILE DIESEL PLANT 1 
LATITUDE 

LONGITUDE 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
MOBILE DIESEL PLANT 2 
LATITUDE 

LONGITUDE 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


PRIME MOVERS 


MOTEURS PRIMAIRES 


YEAR AND 
MANUFACTURER TYPE 
ANNEE ET TYPE 
FABRICANTS 

1975 RHL D 
1975 LIST D 
1975 DD D 
1977 RHL D 
1981 CAT D 
1974 DEUZ D 
1974 DEUZ D 
1974 DEUZ D 
1973 RPAX D 
1973 RPAX D 
UES) RPAX D 
1975 RPAX D 
1980 RPAX D 
1982 RPAX D 
1970 DEUZ D 
1974 CAT D 
1974 cat D 
1970 CAT D 
1974 CAT D 
1980 CAT D 
1980 CAT D 
URIS) CAT D 
197s CAT D 
1980 DEUZ D 
ER CO LTD 

1962 HOWD D 
1973 CAT D 
1976 CAT D 


CYCLE SUPERCHARGED 
CYCLE SORALIMENTE 
4 YES 
a YES 
2 YES 
4 YES 
4 YES 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


fee 
=z 
fo} 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


YES 
YES 
YES 
YES 
YES 
YES 


feesee 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


4 NO 
4 YES 
4 YES 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


NO 

YES 
YES 
YES 


fete 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


eof 
I 
w 
na 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


4 YES 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


CYLINDERS 


CYLINDRES 


8 
8 
16 
8 
12 


- DIESEL 


fon omen) 


- DIESEL 


NNwOWOMO OO 


1 
1 


- DIESEL 


Nao 


- DIESEL 


DANN 


= DIESEL 


and 


- DIESEL 


Si RGN, 


16 


- DIESEL 


16 


Se DLRSEL 


720 
720 
720 
720 
720 
720 


1800 
1800 
1800 


1800 
1800 
1800 
1800 


1800 
1800 
1800 


327 


1800 


1800 


CAPACITY 


CAPACITE 


US 
75 


Nw =a a= 
fo} 
Sa) 
wo 


269 
269 


a5 
269 
269 
269 


172 
172 
Ws 


e234 


731 


731 


COMBUSTION INTERNE 
MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1975 TA 4160 1 000 
1975 TA 2400 560 
1975 KOHL 600 450 
1977 TA 4160 1 000 
1981 CAT 600 450 
3 460 
1974 TA 600 60 
1974 TA 600 60 
1974 TA 600 60 
130 
1973 TA 4160 1 000 
1973 TA 4160 1 000 
1973 TA 4160 1 000 
1975 TA 4160 1 000 
1980 GEE 4160 2 000 
1982 GEE 4160 2 000 
8 000 
1970 TA 600 100 
1974 TA 600 250 
1974 TA 600 250 
600 
1970 TA 600 60 
1974 TA 600 250 
1980 TA 600 250 
1980 TA 600 250 
810 
1975 TA 600 136 
1975 TA 600 136 
1980 TA 600 60 
332 
63 427 
1962 HOWD 2400 1 200 
1 200 
1973 CANR 600 700 
700 
1976 BEC 600 670 


INTERNAL COMBUSTION 


PRIME MOVERS 


MOTEURS PRIMAIRES 


YEAR AND 
MANUFACTURER TYPE 
ANNEE ET TYPE 
FABRICANTS 

PALMQUIST 1948 NOPO D 
1953 NOPO D 

LATITUDE 48 57 1957 NOPO D 

LONGITUDE 54 34 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL 

PORT AUX BASQUES 1949 CAT D 
1954 CAT D 

LATITUDE 47 34 IS 7 CAT D 

LONGITUDE 59 09 1957 CAT D 
1964 CAT D 
1964 Cat D 
1969 GM D 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL 

PORT UNION 1946 CAT D 
1961 CaT D 

LATITUDE 48 30 

LONGITUDE S53 805 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL 

SALT POND 1963 WORT D 
1964 WORT D 

LATITUDE 47 01 1964 WORT D 

LONGITUDE Sey 4) 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL 

ST JOHN'S 1953 NOBG D 

LATITUDE 47 34 

LONGITUDE 52 43 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


PRINCE EDWARD ISLAND - 


SUMMERSIDE TOWN OF 


ILE-DU-PRINCE-EDOUARD 


SUMMERSIDE 1940 FM D 
1940 FM D 
LATITUDE 46 24 1941 FM D 
LONGITUDE 63 47 1947 FM D 
1950 FM D 
1960 MBD D 
1963 MBD D 
1983 MRBL D 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


NOVA SCOTIA - NOUVELLE-ECOSSE 


CAPACITY 


CAPACITE 


1 
a 
1 


2 


FNON= 


KW 


097 
097 
097 


125 
59 


559 
559 
559 


671 


224 
280 
280 
601 
194 
417 
417 
431 


CYCLE SUPEBCHARGED CYLINDERS’ RPM 
CYCLE SURALIMENTE CYLINDRES T/MN 
2 YES i 300 
7 YES 7 300 
2 YES 7 300 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 
4 YES 6 1200 
4 YES 12 1200 
4 YES 12 1200 
4 NO 12 1200 
4 NO 12 1200 
4 YEC é 1200 
2 YES 20 900 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 
4 YES 12 1200 
4 YES 12 1200 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 
4 NO 6 327 
4 NO 6 327, 
4 No 6 B27) 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 
2 NO 8 225 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 
NEWFOUNDLAND - TOTAL - TERRE-NEUVE 
2 NO 4 300 
2 NO 5 300 
2 NO 5 300 
2 No 7 300 
2 YES 10 720 
4 YES 12 450 
4 YES 12 450 
4 YES 9 600 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 


PRINCE EDWARD ISLAND - TOTAL - ILE-DU-PRINCE-EDOUARD 


COMBUSTION INTERNE 
MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1948 GE 2300 1 000 
1953 GE 2300 1 000 
1957 GE 2300 1 000 
3 000 
1949 GE 2400 250 
1954 GE 2400 350 
1957 GE 2400 350 
1957 GE 2400 209 
1964 GE 2400 250 
1964 GE 2400 250 
1969 GM 4160 2 500 
4 159 
1946 cat 2400 90 
1961 CAT 2400 500 
590 
1963 EM 4160 500 
1963 EM 4160 500 
1963 EM 4160 500 
S010 
1956 GE 6900 2 500 
2 500 
14 319 
78 746 
1940 FM 2400 200 
1940 FM 2400 250 
1941 FM 2400 250 
1947 FM 2400 555 
1950 FM 4160 1,136 
1960 BREL 4160 747 2\0) 
1963 BREL 4160 72 7330) 
1983 BREL 4160 4 245 
UA USMS 
11 136 
11,136 


INTERNAL COMBUSTION 


PRIME MOVERS 


MOTEURS PRIMAIRES 


YEAR AND 


MANUFACTURER 


ANNEE ET 
FABRICANTS 


BOWATERS MERSEY PAPER CO LTD 


BROOKLYN 1962 DEW 
LATITUDE 44 03 
LONGITUDE 64 42 


PRINCIPAL FUEL - LIGHT FUEL OIL 


NEW BRUNSWICK - NOUVEAU-BRUNSWICK 


MAINE-NEW BRUNSWICK ELEC POWER CO 


TINKER 1949 SL 
LATITUDE 46 48 
LONGITUDE 67 43 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


NEW BRUNSWICK ELECTRIC POWER COMM 


GRAND MANAN 1963 MDE 
1965 MDE 

LATITUDE 44 44 1967 MDE 

LONGITUDE 66 46 1969 KMAJ 
1974 DD 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


QUEBEC 


FER ET TITANE DU QUEBEC INC 


HAVRE ST PIERRE 1963 GM 
1965 GM 

LATITUDE SORTS A975 CAT 

LONGITUDE 63 36 1975 CAT 
1979 CAT 


PRINCIPAL FUEL - LIGHT FUEL OIL 


HYDRO QUEBEC 


AKULIVIK 1981 CAT 

1981 CAT 
LATITUDE 60 48 1981 CAT 
LONGITUDE 78 12 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


AUPALUK 1981 PE 
1981 PE 

LATITUDE D921 1981 CAT 

LONGITUDE 69 26 1981 CAT 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


Tt. 


die 


scu0u0ov 


who R= Bodo} 


ocoNo 


vouuD 


100 - 


COMBUSTION INTERNE 


MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
YPE CYCLE SUPERCHARGED CYLINDERS RPM CAPACITY MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
YPE CYCLE SURALI MENTE CYLINDRES T/MN CAPACITE ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW KW 

4 YES 8 600 597 1962 BEC 2200 600 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - MAZOUT LEGER 600 
600 

4 YES 8 360 1074 1949 GE 2400 1 000 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 1 000 
1 000 

4 YES 8 720 700 1963 HSBI 4160 700 

4 YES € 720 503 1965 HS BI 4160 530 

4 YES 8 720 712 1967 HS BI 4160 712 

4 YES 3 514 955 1969 HSBI 4160 896 

2 YES 16 1800 1 063 1974 KATO 4160 1 000 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 3 838 
35838 
NEW BRUNSWICK - TOTAL - NOUVEAU-BRUNSWICK 4 838 

2 YES 16 720 1 007 1963 GM 4160 1 000 

2 YES 16 720 1 007 1963 GM 4160 1 000 

4 YES 12 1800 601 1975 CAT 4160 500 

4 YES 12 1800 601 1975 CAT 4160 500 

4 YES 12 1800 362 1979 BBC 600 350 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - MAZOUT LEGER 3573350 
3 350 

4 YES 4 1800 101 1981 BBC 600 90 

4 YES 6 1800 205 1981 BBC 600 ES 

4 YES 6 1800 205 1981 BBC 600 175 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 440 

4 YES 6 1800 59 1981 BBC 600 50 

4 YES 6 1800 59 1981 BBC 600 50 

4 YES 6 1800 172 1981 BBC 600 150 

4 YES 6 1800 172 1981 BBC 600 150 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 400 


= 10n== 


INTERNAL COMBUSTION COMBUSTION INTERNE 
PRIME MOVERS MAIN GENERATORS 
MOTEURS PRIMAIRES GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND YEAR AND 
MANUFACTURER TYPE CYCLE SUPERCHARGED CYLINDERS RPM CAPACITY MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET TYPE CYCLE SURALI MENTE CYLINDRES T/MN CAPACITE ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS FABRICANTS 
KW KW 
BLANC SABLON 1966 GM s 2 YES 12 720 671 1966 EM 4160 600 
1973 CAT D 4 YES 16 1200 880 1973 KATO 4160 800 
LATITUDE Si *25 1973 Cat D 4 YES 16 1200 865 1973 TA 4160 800 
LONGITUDE S12 1974 CAT D 4 YES 16 1200 940 1974 TA 4160 800 
1977 CAT D 4 YES 16 1200 906 1977 TA 4160 800 
1980 CAT D 4 YES 16 1200 906 1980 BBC 4160 800 
1980 cat D 4 YES 16 1200 906 1980 BBC 4160 800 
1981 CAT D 4 YES 16 1200 906 1981 TA 4160 800 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 6 200 
ILE D' ENTREE 1974 CAT D 4 YES 6 1200 179 1974 GE 4160 175 
1975 CAT D 4 YES 6 1200 127 1975 CWES 600 ATS: 
LATITUDE 47 16 1977 GM Ss 4 YES 8 1800 224 1977 BBC 600 200 
LONGITUDE 61 43 1979 CAT s 4 YES 8 1200 S22 tg79 GE 600 400 
1979 GM D 4 VES 16 1800 481 1979 STEN 600 500 
1980 CAT D 4 YES 8 1200 481 1980 WEST 4160 350 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 1 740 
ILE-AUX-GRUES 1982 CAT D 4 YES 16 1200 906 1982 BBC 600 800 
1982 CAT D 4 YES 16 1200 891 1982 BBC 600 850 
LATITUDE 47 O04 
LONGITUDE 70 33 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 1 650 
ILES- DE~LA-MADELEINE 1968 DEUZ s 4 YES 8 600 2 387 1968 So 4160 2) 2yh0) 
1968 DEUZ S 4 YES 8 600 2 387 1968 ss 4160 2 270 
LATITUDE 47 22 1970 MA Ss 4 YES 8 400 3 241 1970 ss 4160 Sh OM2 
LONGITUDE 61553 1971 MA s 4 YES 8 400 3 241 1971 Ss 4160 351072 
1973 MA Ss 4 YES 8 400 3 241 1973 ss 4160 3072 
1974 MA S 4 YES 8 400 3 241 1974 ss 4160 3° 072 
1974 MLW D 4 YES 16 900 2 134 1974 CANR 4160 2,035 
1974 MLW D 4 YES 16 900 2 134 1974 CANR 4160 2 035 
1975 MLW D 4 YES 16 900 27134 1975 CANR 4160 Za0i35) 
TOTS MLW D 4 YES 16 900 2 134 WETAS CANR 4160 2 035 
LS) eis) MLW D 4 YES 16 900 2 134 1975 CANR 4160 2 035 
US MA S 4 YES 8 450 6 200 1977 Ss 4160 5 968 
1977 MA s 4 YES 8 450 6 200 ISA ss 4160 >) 966 
1979 GMT Ss 4 YES 14 514 esi 1979 ss 4160 6 800 
1979 GMT s 4 YES 14 514 7 311 1979 SS 47160 6 800 
1980 GMT s 4 YES 14 514 eS 1980 SL 4160 6 800 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 599339 
INUKJUAK 1981 Cat D 4 YES 8 1200 481 1981 BBC 600 400 
1981 CAT D 4 YES 6 1800 310 1981 CGE 600 250 
LATITUDE 58 27 1981 CAT D 4 YES 12 1200 709 1981 BBC 600 600 
LONGITUDE 78 06 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL erZ D0 
IVUJIVIK 1981 cat D 4 YES 6 1800 224 1981 BBC 600 175 
1981 CAT D 4 YES 6 1800 224 1981 BBC 600 185 
LATITUDE 62 24 
LONGITUDE 77 355 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 360 
JOHAN-BEETZ 1967 GM D 2 YES 8 1800 170 1967 TA 4160 155 
1974 GM D 2 YES 12 1800 290 1974 TA 4160 250 
LATITUDE SOs: 1974 CAT D 4 YES 6 1800 234 1974 TA 4160 200 
LONGITUDE 62 48 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 605 
KANGIQSUALUJJUAQ 1971 CAT D 4 YES 6 1800 149 TST cat 600 130 
Ue) cat D 4 YES 6 1800 310 1975 BBC 600 250 
LATITUDE 58 41 1978 CAT D 4 YES 6 1800 310 1978 BBC 600 250 
LONGITUDE 65 57 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 630 


INTERNAL COMBUSTION 


KANGI QSUJU AQ 
LATITUDE 61 36 
LONGITUDE 71 58 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


KANGIQSUK 
LATITUDE 60 01 
LONGITUDE 70 02 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


KUUJJUAQ 
LATITUDE 58 06 
LONGITUDE 68 24 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


LA BALEINE 
LATITUDE S500 a7 
LONGITUDE Th ES) 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


LA ROMAINE 
LATITUDE 50513 
LONGITUDE 60 41 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


LA TABATIERE 


50 50 
58 58 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


NATASHQUAN 
LATITUDE Soe i2 
LONGITUDE 61 50 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


PARENT 
LATITUDE 47 55 
LONGITUDE 74 37 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


PORT MENIER 


LATITUDE 
LONGITUDE 


49 41 
64 21 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


POVUNGNITUK 
LATITUDE 60 02 
LONGITUDE Tt ad 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


PRIME MOVERS 


MOTEURS PRIMAIRES 


YEAR AND 
MANUFACTURER TYPE 
ANNEE ET TYPE 
FABRICANTS 

1981 CAT D 
1981 CAT D 
1982 CAT D 
1981 GM D 
1981 CAT D 
1981 CAT D 
1975 CAT D 
1978 CAT D 
1980 cat D 
1973 CAT D 
1974 CAT D 
1978 cat D 
1979 CAT D 
1979 CAT D 
19:79) CAT D 
1982 CAT D 
1975 CAT D 
1978 CAT D 
1978 cat D 
1980 CAT D 
1980 cAT D 
1982 CAT D 
1969 CAT D 
1971 CAT D 
1973 CAT D 
1968 CAT D 
1977 CAT D 
1980 CAT D 
1983 CAT D 
1978 CAT D 
1983 CAT D 
1983 Cat D 
1981 Cat D 
1981 CAT D 
1981 CAT D 


YES 
YES 
YES 


eee 


COMBUSTIBLE 


YES 
YES 
YES 


eee 


COMBUSTIBLE 


eee 
i) 
[>] 
an 


COMBUSTIBLE 


4 YES 
4 YES 
4 YES 


COMBUSTIBLE 


Sere 
re 
ew 
n 


feeeest 
ct 
is] 
m” 


COMBUSTIBLE 


feere 
i} 
wy 
mn 
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« 
isa} 
™ 


fee 
i] 
is3) 
n 


COMBUSTIBLE 


102 - 


SUPERCHARGED 


SURALIMENTE 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


CYLINDERS 


CYLINDRES 


ann 


- DIESEL 


nav 


- DIESEL 


16 
16 
16 


- DIESEL 


= DIESEL 


- DIESEL 


- DIESEL 


16 
8 
12 


- DIESEL 


- DEESEL 


1800 
1800 
1800 


1200 
1200 
1200 


1200 
1200 
1200 


1200 
1200 
1200 
1200 


1200 
1200 
1200 


1200 
1200 
1800 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


221 
221 
448 


100 
269 
269 


906 
891 
891 


940 
906 
906 


906 
906 


481 
530 


481 
709 
310 


COMBUSTION INTERNE 


MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1981 LSOM 600 210 
1981 BBC 600 210 
1982 BBC 600 400 
820 
1981 TA 600 100 
1981 BBC 600 250 
1981 BBC 600 250 
690 
1AS:75) TA 4160 800 
1978 BBC 4160 800 
1980 BBC 4160 800 
2 400 
1973 TA 4160 800 
1974 TA 4160 800 
1978 BBC 4160 800 
2 400 
1979 TA 4160 400 
WOW) BBC 4160 600 
ape) TA 4160 600 
1982 KATO 4160 800 
2 400 
1975 TA 4160 800 
1978 BBC 4160 800 
1978 BBC 4160 800 
1980 BBC 4160 800 
1980 BBC 4160 800 
1982 COEL 4160 700 
4 700 
1969 TA 4160 500 
1971 KATO 4160 800 
1973 TA 4160 800 
21010 
1968 CGE 2400 350 
1977 BBC 2400 800 
1980 BBC 2400 800 
1983 KATO 2400 400 
293910 
1978 BBC 600 800 
1983 BBC 600 800 
1983 BBC 600 800 
2 400 
1981 TA 600 400 
1981 BBC 600 600 
1981 BBC 600 250 


1525.0 


INTERNAL COMBUSTION 


QUAQTAQ 
LATITUDE 61 02 
LONGITUDE 69 37 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


SALLUIT 
LATITUDE C2in tS 
LONGITUDE Vest) 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


ST AUGUSTIN 


LATITUDE 
LONGITUDE 


51 14 
58 39 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


TASIUJAQ 
LATITUDE 58 42 
LONGITUDE 69 56 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


PRIME MOVERS 


MOTEURS PRIMAIRES 


YEAR AND 
MANUFACTURER TYPE 
ANNEE ET TYPE 
FABRICANTS 

1981 CaT D 
1981 CAT D 
1981 CAT D 
1981 CAT D 


IRON ORE COMPANY OF CANADA 


MOBILE RAIL CAR 10 


LATITUDE 
LONGITUDE 


54 48 
66 49 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


MOBILE RAIL CAR 11 


LATITUDE 
LONGITUDE 


54 48 
66 49 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


MOBILE RAIL CAR 12 


LATITUDE 
LONGITUDE 


54 48 
66 49 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


MINES GASPE LTEE 


MURDOCKVILLE 
LATITUDE 48 58 
LONGITUDE 65731 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


1981 CAT D 
1982 CAT D 
1983 cat D 
1970 CAT D 
1972 CAT D 
1974 CAT D 
1980 CAT D 
1980 CAT D 
1981 CAT D 
1981 CAT D 
1981 CAT D 
1956 GM D 
1956 GM D 
1956 GN D 
1953 FM D 
1954 FA D 
1981 CAT D 


= its} = 


CYCLE SUPERCHARGED CYLINDERS 
CYCLE SURALIMENTE CYLINDRES 
4 YES € 
4 YES 6 
4 YES 8 
4 YES 8 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 


YES 
YES 
YES 


Feet 
ooo 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 


4 YES 8 
4 YES 8 
4 YES 12 
4 YES 8 
4 YES 8 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 


4 YES 4 
4 YES 6 
4 YES 6 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 


2 YES 16 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 


2 YES 16 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL + DIESEL 


2 YES 16 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 


23 NO 10 
2 NO 10 
4 YES 16 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 


1200 


1200 
1200 
1200 
1200 
1200 


1800 
1800 
1800 


720 


720 


720 


720 
720 
1200 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


149 
149 
298 
298 


269 
448 
481 


481 
481 
642 
906 
906 


101 
201 
201 


1 074 


1074 


1 074 


1 194 
1194 
1 007 


COMBUSTION INTERNE 
MAIN GENERATORS 


GENERATEORS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1981 BBC 600 135 
1981 BBC 600 135 
1981 BBC 600 265 
1981 BBC 600 265 
800 
1981 BBC 600 250 
1982 BBC 600 400 
1983 CGE 600 400 
1 050 
1970 COEL 4160 400 
1972 TA 4160 400 
1974 TA 4160 600 
1980 BBC 4160 800 
1980 BBC 4160 800 
3 000 
1981 EM 600 90 
1981 BBC 600 aire) 
1981 BBC 600 175 
440 
99 324 
1956 GM 4160 1 000 
1 000 
1956 GM 4160 1 000 
1 000 
1956 GM 4160 1 000 
1 000 
3 000 
1953 CWES 2400 1 000 
1954 GE 2400 1 000 
1981 BBC 2400 900 
2 900 


2 900 


INTERNAL COMBUSTION 


PRIME MOVERS 


MOTEURS PRIMAIRES 


104 - 


YEAR AND 
MANUFACTURER TYPE CYCLE SUPERCHARGED CYLINDERS RPM 
ANNEE ET TYPE CYCLE SURALIMENTE CYLINDRES T/MN 
FABRICANTS 
SOCIETE D'ENERGIE DE LA BAIE JAMES 
BRISAY 1978 CAT D 4 YES 16 1200 
1979 CAT D 4 YES 16 1200 
LATITUDE 54 28 1980 DD D 2 YES 16 1800 
LONGITUDE 70 33 1980 CAT D 4 YES 6 1800 
1980 cat D 4 YES 6 1800 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 
FONTANGE 1978 cat D 4 YES 16 1200 
1978 CAT D 4 YES 16 1200 
LATITUDE 54 33 1980 CAT D 4 YES 16 1200 
LONGITUDE fA ue 1980 CAT D 4 YES 6 1800 
1980 CAT D 4 YES 6 1800 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 
LAC PAU 1982 CAT D 4 YES 6 1800 
1982 CAT D 4 YES 6 1800 
LATITUDE 69 53 1982 CAT D 4 YES 6 1800 
LONGITUDE 54 50 1982 CAT D 4 YES 6 1800 
1982 CAT D 4 YES 6 1800 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 
QUEBEC, TOTAL 
ONTARIO 
GANANOQUE LIGHT & POWER LTD 
STATION 6 1959 MBD D 4 YES 8 450 
1959) MBD D 4 YES 8 450 
LATITUDE 44 20 1967 NOBG D 4 YES 8 327 
LONGITUDE 76 10 1967 CB D 4 YES 8 327 
1972 CAT s 4 YES 6 1200 
1972 cat s 4 YES 6 1200 
1978 CAT D 4 YES 12 1200 
PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 
ORILLIA WATER LIGHT & POWER COMM 
ORILLIA 1947 FM D 2 YES 10 720 
1948 FM D 2 YES 10 720 
LATITUDE 44 37 
LONGITUDE 1925) 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 
PEMBROKE HYDRO ELECTRIC COMM 
PEMBROKE 1929 BESS D 2 YES 6 200 
1949 GM D 2 YES 12 720 
LATITUDE 45 49 
LONGITUDE 77 ~+O7 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 


ONTARIO, TOTAL 


COMBUSTION INTERNE 


MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
CAPACITY MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
CAPACITE ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW KW 
940 1978 BBC 4160 800 
940 1979 BBC 4160 800 
642 1980 BBC 600 500 
186 1980  CANR 600 125 
186 1980  CANR 600 125 
2 350 
940 1978 BBC 4160 800 
940 1978 BBC 4160 800 
940 1980 BBC 4160 800 
186 1980  CANR 600 125 
186 1980  CANR 600 125 
2 650 
186 1982  CANR 600 125 
186 1982  CANR 600 125 
186 1982  CANR 600 125 
309 1982 BBC 600 250 
309 1982 BBC 600 250 
875 
5 875 
114 449 
1 492 1959 BREL 4160 1 360 
1 492 1959 BREL 4160 1 360 
1 492 1967 WEST 4160 1 250 
1 492 1967 EE 4160 1 200 
254 1972 EM 480 250 
254 1972 EM 480 250 
597 1978 GE 4160 600 
6 270 
6 270 
1 194 1947 EM 2300 1 000 
1194 1948 FM 2300 1 136 
2 136 
2 136 
816 1929 WEST 2500 930 
597 1949 AC 2500 680 
1 610 
1 610 
10 016 


INTERNAL COMBUSTION 


MANITOBA 


PRIME MOVERS 


MOTEURS PRIMAIRES 


YEAR AND 
MANUFACTURER 
ANNEE ET 
FABRICANTS 


HUDSON BAY MINING & SMELTING CO LTD 


SNOW LAKE MILL 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - 


SPRUCE POINT MINE 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - 


MANITOBA HYDRO 


BERENS RIVER 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - 


BROCHET 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - 


FORT CHURCHILL 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - 


GARDEN HILL 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - 


GOD'S LAKE NARROWS 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - 


GOD'S RIVER 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - 


1980 CANR 
1980 GM 
54 53 1980 GM 
100 02 
DIESEL 
1980 EE 
1980 EE 
54 35 1980 EE 
100 25 1983 EE 
DIESEL 
1971 CAT 
1974 CAT 
52521 1979 Cat 
97 01 
DIESEL 
ue )7/$} CAT 
1974 CcaT 
57.53 1976 CAT 
101 40 
DIESEL 
1953 FM 
1959 FM 
58 45 1961 GM 
94 10 1962 GM 
1963 FM 
oie GM 
1971 GM 
1974 MRBL 
DIESEL 
1970 CAT 
1974 CAT 
53950 WES) CAT 
94 40 1979 CAT 
DIESEL 
1972 CAT 
1972 cat 
54 32 1980 CAT 
94 25 1982 CAT 
DIESEL 
WOES) CAT 
1979 cat 
54 50 
94 04 
DIESEL 


TYPE 


TYPE 


wo B~-Ruk~B=-Bho-k~) oUuDu ovov vcu0yS 


ooo0y 


oovuND 


= 105"= 


CYCLE SUPE RCHARGED 
CYCLE SURALIMENTE 
4 YES 
4 YES 
4 YES 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


4 YES 
4 YES 
4 YES 
4 YES 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


YES 
YES 
YES 


fee 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


4 YES 
4 YES 
4 YES 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


FNUNNNNNN 
Ke 
w 
n 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


Sees 
w 
an 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


fees 
La) 
wy 
a 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


YES 
YES 


ce 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


CYLINDERS 


CYLINDRES 


ana 


- DIESEL 


DANNDN 


- DIESEL 


nn 


- DIESEL 


NNDD 


- DIESEL 


10 
10 
16 
16 
10 
20 
16 

6 


- DIESEL 
6 
6 
12 
12 


- DIESEL 


NODA 


1 


- DIESEL 


- DIESEL 


RPM 


T/4N 


900 
1800 
1800 


900 
900 
900 
900 


1200 
1200 
1200 


1800 
1800 
1200 


720 
720 
720 
720 
720 
900 
720 
600 


1200 
1200 
1200 
1200 


1200 
1200 
1200 
1200 


1800 
1800 


CAPACITY 


CAPACITE 


Neh a a a= = a 


KW 


985 
Wal 
We 


628 
645 
985 
985 


280 
280 
466 


163 
163 
280 


194 
194 
171 
171 
194 
686 
171 
447 


336 
336 
642 
642 


280 
280 
280 
466 


184 
184 


MAIN GENERATORS 


COMBUSTION I 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER 
ANNEE ET 
FABRICANTS 
1980 CANR 
1980 BBC 
1980 EM 
1980 TA 
1980 TA 
1980 TA 
1983 TA 
1971 TA 
1974 KATO 
1979 KATO 
1973 TA 
1974 TA 
1976 CAT 
1953 FM 
1959 FM 
1961 GE 
1962 GM 
1963 FM 
1971 GM 
1971 GE 
1974 BREL 
1970 TA 
1974 KATO 
1979 TA 
1979 KATO 
1972 TA 
1972 TA 
1980 TA 
1982 KATO 
1979 TA 
1979 TA 


VOLTS 


VOLTS 


600 
600 
600 


600 
600 
600 
600 


600 
600 
600 


600 
600 
600 


4160 
4160 
2400 
2400 
4160 
4160 
2400 
4160 


600 
600 
600 
600 


600 
600 
600 
600 


600 
600 


CAP 


CAP 


NOmet Ih ote’ oseekees 


NTERNE 


ACITY 


ACITE 


KW 


340 
11 260 
300 
300 
500 
500 

1 600 
300 
300 
300 
500 

1 400 


Tit 
175 


350 


INTERNAL COMBUSTION 


GRANVILLE LAKE 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRIME MOVERS 


MOTEURS PRIMAIRES 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


LAC BROCHET 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


LITTLE GRAND RAPIDS 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


OXFORD HOUSE 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


PAUINGASSI 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


PIKWITONEL 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - 


POPLAR RIVER 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


PUKATAWAGAN 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


RED SUCKER LAKE 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


SHAMATTAWA 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - 


YEAR AND 
MANUFACTURER 
ANNEE ET 
FABRICANTS 
1974 DORM 
1974 DORM 
56 14 1979 DORM 
100 38 
1981 CAT 
1981 CAT 
58 40 1981 CAT 
101 40 
1974 cat 
1976 CAT 
52 02 1976 CAT 
95 30 
1974 CAT 
1974 CAT 
54 57 1980 CAT 
95 16 
1976 CAT 
1976 CAT 
5210 US) CAT 
95530 1979 CAT 
1974 CAT 
1974 CAT 
55 36 
97 10 
DIESEL 
1972 CAT 
1976 CAT 
SEI) 1977 CAT 
97 18 
1982 DD 
1982 CAT 
55 45 
101 19 
1976 Cat 
1976 CAT 
54 10 1981 CAT 
93837 
1973 CAT 
1973 CAT 
55752 1983 CAT 
9205 


DIESEL 


TYPE 


TYPE 


= — im] 009 0o0”v 009 


vouo0”D 


loo =) 


0oU00 


~~~} 


See 
=z 
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COMBUSTIBLE 


YES 
YES 
YES 


eee 


COMBUSTIBLE 


eee fee 
Let a 
is] wy 
n a 


SEES 
+d 
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n 


COMBUSTIBLE 


4 YES 
4 YES 


COMBUSTIBLE 


YES 
YES 
YES 


eee 


COMBUSTIBLE 


2 YES 
4 YES 


See 
co) 
tw 
ide) 


eee 
io) 
ty 
n 


COMBUSTIBLE 


106 - 


SUPE RCHARGED 


SURALIMENTE 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


CYLINDERS 


CYLINDRES 


eee 


- DIESEL 


ana 


- DIESEL 


An 


- DIESEL 


6 
6 
7 


- DIESEL 


Feet 


- DIESEL 


- DIESEL 


anno 


- DIESEL 


16 
2 


- DIESEL 


DnNnD 


- DIESEL 


anna 


- DIESEL 


1800 
1800 
1800 


1800 
1800 
1800 


1200 
1200 
1200 


1800 
1800 
1800 
1800 


1800 
1800 


1800 
1200 
1800 


1800 
1200 


1800 
1800 
1800 


1800 
1800 
1800 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


ue 
19 
19 


163 
163 
163 


70 
163 
163 


280 
280 
466 


163 


163 
280 
163 


327 
466 


163 
163 
163 


163 
163 
163 


COMBUSTION INTERNE 


MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUPACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1974 GE 240 20 
1974 GE 240 20 
1979 GE 240 20 
60 
1981 TA 600 175 
1981 TA 600 175 
1981 BBC 600 175 
525 
1974 TA 240 75 
1976 TA 600 175 
1976 = TA 600 175 
425 
1974 KATO 600 300 
1974 KATO 600 300 
1980 CGE 600 500 
1 100 
1976 TA 240 75 
1976 TA 240 75 
1979 ‘TA 240 75 
1979 TA 240 75 
300 
1976 TA 600 175 
1976 TA 600 175 
350 
1972 TA 600 175 
1976 TA 600 300 
1977 =~*TA 600 175 
650 
1982 TA 600 350 
1982 CGE 600 500 
850 
1976 TA 600 175 
1976 TA 600 175 
1981» =~-TA 600 175 
525 
1973. TA 600 175 
1973. TA 600 175 
1983. TA 600 175 


32) 


INTERNAL COMBUSTION 


ST THERESA 
LATITUDE 53 50 
LONGITUDE 94 46 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


TADOULE LAKE 


LATITUDE 
LONGITUDE 


58 40 
938° 22 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


THE PAS 
LATITUDE 53 50 
LONGITUDE 101 15 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


THICKET PORTAGE 


LATITUDE 
LONGITUDE 


55, 45 
CPSU 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


WAASAGOMACH 
LATITUDE 53: 55 
LONGITUDE 94 50 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


SASKATCHEWAN 


NORTH SASK ELECTRIC LTD 


BRABANT LAKE 


LATITUDE 
LONGITUDE 


56 00 
103 43 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


CAMSELL PORTAGE 


LATITUDE 
LONGITUDE 


Bs) Si 
109 15 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


DESCHAMBEAULT 
LATITUDE 54 55 
LONGITUDE 103 22 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


FOND DU LAC 


LATITUDE 
LONGITUDE 


59) 13 
107 12 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


PRIME MOVERS 


MOTEURS PRIMAIRES 


YEAR AND 
MANUFACTURER TYPE 
ANNEE ET TYPE 
FABRICANTS 

1971 CAT D 
1975 CAT D 
1975 CAT D 
1982 CAT D 
1982 CAT D 
1982 CAT D 
1982 CAT D 
1982 CAT D 
1954 GM D 
1958 GM D 
1959 MDE D 
1972 DD D 
1972 DD D 
1976 DD D 
1976 DD D 
1975 CAT D 
1975 CAT D 
Yo7/S) CAT D 
1969 CAT D 
1975 CAT D 
1970 CAT D 
1970 cat D 
1972 CAT D 
1978 CAT D 
1979 CAT D 
1975 CAT D 
1976 CAT D 
1977 CAT D 


= (eda 


CYCLE SUPE RCHARGED 
CYCLE SURALIMENTE 
4 YES 
4 YES 
4 YES 
4 YES 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


4 YES 
4 YES 
4 YES 
4 YES 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


2 YES 
2 YES 
4 YES 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


NNN DY 
K 
w 
“n 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


Ser 
we 
we 
n 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


MANITOBA, 


4 YES 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


4 NO 
4 YES 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


YES 
YES 
YES 


eee 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


4 YES 
4 YES 
4 YES 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


CYLINDERS 


CYLINDRES 


DANDNDA 


- DIESEL 


16 
16 
12 


- DIESEL 


f£eee 


- DIESEL 


DANN 


- DIESEL 


TOTAL 


- DIESEL 


- DIESEL 


Onn 


- DIESEL 


nad’ 


- DIESEL 


RPM 


T/MN 


1800 
1200 
1200 
1200 


1800 
1800 
1200 
1200 


720 
720 
720 


1800 
1800 
1800 
1800 


1200 
1200 
1200 


1800 
1800 


1800 
1800 


1800 
1800 
1800 


1800 
1800 
1800 


CAPACITY 


CAPACITE 


815 


280 
298 


75 
100 


50 
75 


164 
254 
254 


164 
254 
254 


COMBUSTION INTERNE 


MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1971 TA 600 ifs) 
1975 TA 600 300 
1975 TA 600 300 
1982 CGE 600 500 
We 721/35) 
1982 TA 600 175 
1982 TA €00 5 
1982 TA 600 25 
1982 TA 600 125 
690 
1954 GE 2400 1 000 
1958 GM 2400 1 000 
1959 BREL 2400 750 
2 w1DO 
1972 EM 600 75 
1972 EM 600 1S) 
1976 EM 600 75 
1976 EM €00 (hs) 
300 
1975 TA 600 300 
1975 TA 600 300 
1979 TA 600 300 
900 
27 495 
31 630 
1969 TA 240 75 
1975 TA 240 100 
125 
1970 TA 240 50 
1970 TA 240 75 
125 
1972 TA 240 150 
1978 BBC 240 250 
1979 BBC 240 250 
650 
1975 TA 240 150 
1976 TA 240 250 
1977 BBC 240 250 
650 


INTERNAL COMBUSTION 


HALL LAKE 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FU 


KINOOSAO 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FU 


PINEHOUSE 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FU 


SOUTHEND 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FU 


STONY RAPIDS 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FU 


WOLLASTON 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FU 


ALBERTA 


PRIME MOVERS 


MOTEURS PRIMAIRES 


ALBERTA POWER LTD 


ALGAR MICROWAVE 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


BERLAND MICROWAVE 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FU 


BUFFALO CREEK 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FU 


YEAR AND 
MANUFACTURER 
ANNEE ET 
FABRICANTS 
1983 CAT D 
1983 CAT D 
55 20 
105 30 
EL - DIESEL 
1970 CAT D 
1976 CAT D 
57 405 
102 01 
EL - DIESEL 
1977 Cat D 
1978 CAT D 
55.531 1981 CAT D 
106 36 1981 Cat D 
EL - DIESEL 
LTS CAT D 
1978 CAT D 
56 19 1979 CAT D 
103 14 
EL - DIESEL 
1976 CAT D 
1978 CAT D 
59 An6 1981 CAT D 
105 50 1981 CAT D 
EL - DIESEL 
1978 CAT D 
1978 CAT D 
58 07 1978 CAT D 
103 10 
EL - DIESEL 
WO) DEUZ D 
56 05 
tS 
1967 DEUZ D 
53/39 
118 10 
EL - DIESEL 
1982 WHIT D 
1982 WHIT D 
56 30 1982 WHIT D 
113 00 1982 WHIT D 


EL - DIESEL 


TYPE 


DERE 


= 103——= 


CYCLE SUPERCHARGED 
CYCLE SURALIMENTE 
4 YES 
4 YES 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


fere 
i) 
ty 
an 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


= 
K 
ww 
n 


ee 
K 
ww 
n 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


Sete 
io 
is} 
n 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


fee 
wy 
(o7) 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


CYLINDERS 


CYLINDRES 


7 


- DIESEL 


- DIESEL 


6 
8 
12 
12 


= DIESEL 


oan 


- DIESEL 


€ 
8 
12 
12 


- DIESEL 


12 
6 
8 


- DIESEL 


SASKATCHEWAN, TOTAL 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


Fete 
= 
iso] 
an 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


- DIESEL 


- DIESEL 


6 
6 
16 
16 


- DIESEL 


1800 
1800 


1800 
1800 


1800 
1800 
1200 
1200 


1800 
1800 
1800 


1800 
1800 
1200 
1200 


1800 
1800 
1800 


1800 


1800 


1200 
1200 
900 
900 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


50 
50 


50 
100 


254 
254 
642 
642 


101 
254 
254 


254 
254 
642 
642 


B78 
254 
254 


57 


Zp 


S15) 
515 


1 344 


COMBUSTION INTERNE 


MAIN GENERATORS 


GENERATEORS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1983 TA 240 50 
1983 TA 240 50 
190 
1970 TA 240 50 
1976 TA 240 100 
150 
1977 TA 240 250 
1978 BBC 240 250 
1981 BBC 4160 600 
1981 BBC 4160 600 
1 700 
1975 TA 240 200 
1978 BBC 240 250 
V9TS BBC 240 250 
700 
1976 TA 240 250 
1978 BBC 240 250 
1981 BBC 4160 600 
1981 BBC 4160 600 
APS, 
1978 BBC 240 300 
1978 TA 240 250 
1978 BBC 240 250 
800 
6 750 
6sr7'5'0 
1977 STAM 240 30 
30 
1967 TA 240 20 
20 
1982 IE 4160 500 
1982 IE 4160 500 
1982 ELPR 4160 1 250 
1982 ELPR 4160 1 250 


3 500 


= P109F= 


INTERNAL COMBUSTION COMBUSTION INTERNE 
PRIME MOVERS MAIN GENERATORS 
MOTEURS PRIMAIRES GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND YEAR AND 
MANUFACTURER TYPE CYCLE SUPERCHARGED CYLINDERS RPM CAPACITY MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET TYPE CYCLE SURALIMENTE CYLINDRES T/MN CAPACITE ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS FABRICANTS 
KW KW 
CHIPEWYAN LAKE 1975 DEUZ D 4 NO 6 1800 65 1975 STAM 208 50 
1975 DEUZ D 4 NO 6 1800 62 1975 STAM 208 50 
LATITUDE 56 56 
LONGITUDE 113 28 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 100 
CROW LAKE MICROWAVE VOT. DEUZ D 4 NO 4 1800 57 1977 STAM 240 30 
LATITUDE 55951 
LONGITUDE t12>51 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 30 
ECONOMY MICROWAVE 1977 DEUZ D 4 NO 3 1800 31 1977 STAM 240 20 
LATITUDE 54 47 
LONGITUDE 118 13 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 20 
FLAT TOP MOUNTAIN 1983 DEUZ D 4 NO 2 1800 14 1983 TA 240 10 
1983 DEUZ D 4 NO 2 1800 14 1983 TA 240 10 
LATITUDE 55 09 
LONGITUDE 114 «47 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 20 
FOGGY MOUNTAIN 1983 DEUZ D 4 NO 2 1800 14 1983 TA 240 10 
1983 DEUZ D 4 NO 2 1800 4 1983 TA 240 10 
LATITUDE 58 36 
LONGITUDE 114 O04 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 20 
FORT CHIPEWYAN 1971 CAT D 4 NES 12 1200 530 1971 TA 2400 500 
1973 CAT D 4 YES 12 1200 604 1973 TA 2400 500 
LATITUDE 58 43 1974 cat D 4 YES 16 1200 1 082 1974 TA 4160 880 
LONGITUDE 111 09 1982 CAT D 4 YES AZ 1200 561 1982 TA 2400 500 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 2 380 
FORT MCMURRAY 1964 CB D 4 YES 8 700 671 1964 EE 2400 500 
1966 CB D 4 YES 8 327 A279 1966 EE 4160 1 200 
LATITUDE 56 46 1966 CB D 4 YES 8 327 1 279 1966 EE 4160 1 200 
LONGITUDE Lit 23 1968 CB D 4 YES 16 B27. 2 760 1968 EE 4160 2 500 
1968 CB D 4 YES 6 450 701 1968 EE 2400 650 
1969 CB S 4 YES 16 327 39.178 1969 EE 4160 3 000 
1974 FM D 2 YES 12 720 2 148 1974 FM 4160 2 070 
PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL ae 12.0, 
FOX LAKE 1968 GM D 2 YES 12 1800 358 1968 EM 480 250 
1975 GM D Z NO 12 1800 358 1975 BBC 480 250 
LATITUDE 58 925 1982 CAT D 4 YES 6 1800 144 1982 TA 480 150 
LONGITUDE 114 33 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 650 
GARDEN CREEK 1983 CAT D 4 YES 6 1800 149 1983 TA 480 125 
1983 CAT D 4 YES 6 1800 149 1983 TA 480 125 
LATITUDE 58 43 
LONGITUDE 1:43:52 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 250 
GREGOIRE MICROWAVE 1977 DEUZ D 4 NO 4 1800 57 1977 STAM 240 30 
LATITUDE 56 19 


LONGITUDE tit 35 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 30 


INTERNAL COMBUSTION 


- 110 - 


COMBUSTION INTERNE 


PRIME MOVERS MAIN GENERATORS 
MOTEURS PRIMAIRES GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND YEAR AND 
MANUFACTURER TYPE CYCLE SUPERCHARGED CYLINDERS RPM CAPACITY MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET TYPE CYCLE SURALIMENTE CYLINDRES T/MN CAPACITE ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FPABRICANTS FABRICANTS 
KW KW 
INDIAN CABINS 1975 DEUZ D 4 NO 6 1800 62 1975 STAM 208 50 
1975 DEUZ D 4 NO 6 1800 65 ugTS STAM 208 50 
LATITUDE sy) 5) 
LONGITUDE 117 02 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 100 
JASPER 1959 CB s 4 YES 16 327 SiN) 1959 EE 4160 3 000 
1960 CB s 4 YES 16 327 3m93 1960 EE 4160 3 000 
LATITUDE 52053 1973 WAUM s 4 YES 12 1200 VY vie) 1973 TA 4160 1 200 
LONGITUDE 118 05 1974 WAUM Ss 4 YES 12 1200 Ul aa) 1974 TA 4160 1 200 
1974 GM D 2 YES 16 900 2 100 1974 GM 4160 2) 300 
PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATOREL 10 79:0 
JEAN D'OR PRAIRIE 1970 CAT D 4 YES 6 1200 242 1970 EM 480 250 
1975 GM D 2 YES 8 1800 2A3 1975 TA 480 200 
LATITUDE 58 23 
LONGITUDE 115 04 
PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 450 
MARIANNA LAKE 1971 CAT D 4 NO 6 1200 109 1981 PE 2400 100 
1981 CAT D 4 NO 6 1200 110 1971 BBC 480 100 
LATITUDE 55 58 
LONGITUDE 112 00 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 200 
MAYTOWER MICROWAVE 1977 DEUZ D 4 NO 4 1800 57 1977 STAM 240 30 
LATITUDE 55 30 
LONGITUDE W912) 24 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 30 
MUSKEG MICROWAVE 1977 DEUZ D 4 NO 3 1800 Si US TLU STAM 240 20 
LATITUDE 54 00 
LONGITUDE 118 18 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 20 
PEACE POINT 1983 cat D 4 YES 4 1800 52 1983 CAT 240 40 
1983 CAT D 4 YES 4 1800 52 1983 CAT 240 40 
LATITUDE 59 08 
LONGITUDE 11226 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 80 
PEERLESS LAKE 1980 CAT D 4 YES 6 1800 172 1980 BBC 480 150 
1980 CAT D 4 YES 6 1800 172 1980 BBC 480 150 
LATITUDE 56 40 
LONGITUDE 114 34 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 300 
SIMONETTE MICROWAVE 1977 DEUZ D 4 NO 3 1800 31 1977 STAM 240 20 
LATITUDE 54 19 
LONGITUDE 11824 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 20 
STEEN RIVER 1981 DEUZ D 4 NO 3 1800 31 1981 STAM 220 20 


LATITUDE 59| 35 
LONGITUDE 117 05 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 20 


INTERNAL COMBUST 


STEEN RIVER TOW 


LATITUDE 3) 
LONGITUDE 117 


PRINCIPAL FUEL 


THICKWOOD HILLS 


LATITUDE 56 
LONGITUDE 111 


PRINCIPAL FUEL 


TROUT LAKE 


LATITUDE 56 
LONGITUDE 114 


PRINCIPAL FUEL 


AMOCO CANADA PET 
BIGSTONE 


LATITUDE 54 
LONGITUDE 117 


PRINCIPAL FUEL 


EAST CROSSFIELD 


LATITUDE 51 
LONGITUDE 114 


PRINCIPAL FUEL 


FIR 


LATITUDE 54 
LONGITUDE 117 


PRINCIPAL FUEL 


WHITECOURT 
LATITUDE 54 
LONGITUDE 115 


PRINCIPAL FUEL 


BUILDING SERVICE: 
PONOKA HOSPITAL 


LATITUDE 52 
LONGITUDE 113 


PRINCIPAL FUEL ’*- 


ION 


PRIME MOVERS 


MOTEURS PRIMAIRES 


YEAR AND 
MANUFACTURER TYPE 
ANNEE ET TYPE 
PABRICANTS 
N 1983 DEUZ D 
1983 DEUZ D 
38 
11 
- DIESEL 
1976 LIST D 
1976 LISt D 
47 
SZ 
- DIESEL 
1980 CAT D 
1980 cat D 
29 
35 
- DIESEL 
ROLEUM CO LTD 
1967 WAUM s 
1967 WAUM s 
18 1967 WAUM s 
15 1967 WAUM Ss 
- NATURAL GAS 
1968 WAUM s 
1968 WAUM s 
26 
01 
- NATURAL GAS 
1976 WAUM s 
1976 WAUM iS) 
20 
10 
- NATURAL GAS 
1958 WHIT $ 
1958 WHIT s 
09 1962 CB S 
41 1962 CB s 
1962 CB s 
1965 CB s 
1965 CB s 
- NATURAL GAS 
S ALTA HOSPITAL 
1972 WAUM D 
42 
35 


LIGHT FUEL OIL 


111 - 


CYCLE SUPERCHARGED CYLINDERS RPM 

CYCLE SURALIMENTE CYLINDRES T/MN 
4 No 6 1800 

4 NO 6 1800 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 

4 No 2 1800 
4 No 2 1800 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 

4 YES 6 1800 

4 YES 6 1800 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 

4 No 2 900 

4 NO 12 900 

4 NO 12 900 
4 NO 12 900 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 

4 NO 2 900 

4 NO 12 900 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATOUREL 

4 No 6 1200 
4 No 6 1200 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 

4 No 8 600 
4 No 8 600 

4 YES 8 450 
4 YES 8 450 

4 YES 8 450 

4 YES 8 450 

4 YES 8 450 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 

4 YES 8 1800 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - MAZOUT LEGER 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


65 
65 


19 
19 


172 
172 


515 
Sf) 
515 
Sa) 


477 
477 


224 
224 


324 
324 
082 
082 
082 
082 
082 


201 


COMBUSTION INTERNE 


MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1983 STAM 208 50 
1983 STAM 208 50 
100 
1976 STAM 240 12 
1976 STAM 240 eZ 
24 
1980 BBC 480 150 
1980 BBC 480 150 
300 
30 514 
1967 EM 480 400 
1967 EM 480 400 
1967 EM 480 400 
1967 EM 480 400 
1 600 
1968 EM 480 400 
1968 EM 480 400 
800 
1976 KATO 480 175 
1976 KATO 480 Vi5 
350 
1958 SL 480 300 
1958 SL 480 300 
1962 GE 480 800 
1962 GE 480 800 
1962 GE 480 800 
1965 GE 480 800 
1965 GE 480 800 
4 600 
7 350 
1972 CANR 2400 200 
200 


200 


INTERNAL COMBUSTION 


CALGARY CITY OF 


CALGARY 


51 03 
114 05 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - 


SOUTHERN ALTA INSTITUTE 


POWER PLANT 


51 03 
1714 05 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - NATURA 


ST REGIS (ALBERTA) LTD 
HINTON 


53,25 
117 34 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


BRITISH COLUMBIA - COLOM 


B C PACKERS LTD 


NAMU 

LATITUDE 51 49 
LONGITUDE ay Si 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
BRINCO MINING LTD 
CASSIAR RESOURCES DIV 
LATITUDE 59 17 
LONGITUDE 129 48 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


DIESEL 


PRIME MOVERS 


MOTEURS PRIMAIRES 


12 oo 


YEAR AND 
MANUFACTURER TYPE CYCLE SUPERCHARGED CYLINDERS RPM 
ANNEE ET TYPE CYCLE SURALIMENTE CYLINDRES T/MN 
FABRICANTS 
1965 EE D 4 YES 16 900 
1965 EE D 4 YES 16 900 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 
OF TECH 
1967 WAUM Ss 4 NO 12 1200 
L GAS COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUOREL 
1956 SCMK D 2 NO 16 750 
1956 GM D 2 NO 16 720 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 
ALBERTA, TOTAL 
BIE-BRITANNIQUE 
1962 GM D 2 NO 12 1890 
1962 GM D 2 i\fe) 12 1890 
1962 GM D Pe NO 12 1890 
1962 GM D 2 NO 12 1890 
1963 GM D 2 NO a2 1890 
1963 GM D 2 NO 12 1890 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 
1964 MDE D 4 YES 5 450 
1970 RH D 4 YES 9 514 
1971 RH D 4 YES b] 514 
1972 RH D 4 YES 9 514 
1973 RH D 4 YES 9 514 
1974 RH D 4 YES 9 514 
1975 RH D 4 YES 9 514 
1976 RH D 4 YES 9 514 
1978 RH D 4 YES 9 514 
1979 RH D 4 YES 9 514 
1979 RA D 4 YES 9 514 
1981 CAT D 4 YES 12 1200 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 


1 865 


1 


1 


ed ed hed ok oh ob od od os od 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


865 


504 


015 
S32 


261 
261 
261 
261 
261 
261 


119 
455 
455 
455 
455 
455 
455 
455 
455 
455 
455 
559 


COMBUSTION INTERNE 


MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 


ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1965 CGE 2400 1 800 
1965 CGE 2400 1 800 
3 600 
3 600 
1967 DA 4160 500 
500 
500 
1956 EM 2400 1 100 
1956 WEST 2400 1 000 
2 100 
2 100 
44 264 
1962 ENEL 480 235 
1962 ENEL 480 235 
1962 ENEL 480 235 
1962 ENEL 480 235 
1963 ENEL 480 235 
1963 ENEL 480 235 
1 410 
1 410 
1964 CGE 2400 975 
1970 BREL 2400 1 400 
1971 BREL 2400 1 400 
1972 BREL 2400 1 400 
973: BREL 2400 1 400 
1974 BREL 2400 1 400 
1975 BREL 2400 1 400 
1976 BREL 2400 1 400 
1978 BREL 2400 1 400 
1979 BREL 2400 1 400 
197 BREL 2400 1 400 
1981 CANR 2400 600 
T5e S75 


15 575 


=) tht ie 


INTERNAL COMBUSTION COMBUSTION INTERNE 
PRIME MOVERS MAIN GENERATORS 
MOTEURS PRIMAIRES GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND YEAR AND 
MANUFACTURER TYPE CYCLE SUPERCHARGED CYLINDERS’ RPM CAPACITY MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET TYPE CYCLE SURALIMENTE CYLINDRES T/MN CAPACITE ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS FABRICANTS 

KW KW 


BRITISH COLUMBIA HYDRO & POWER AUTH 


ANAHIM 1966 CAT D 4 YES 12 1200 593 1966 KATO 2400 500 
1972 GM D 2 NO 12 1800 336 1972 KATO 2400 250 
LATITUDE 52 28 1972 GM D 2 NO 177 1800 336 1972 KATO 2400 250 
LONGITUDE 125 19 1975 cAT D 4 YES 12 1200 679 1975 KATO 2400 600 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 1 600 
ATLIN 972 GM D 2 NO 12 1800 336 1972 KATO 2400 250 
1972 GM D 2 NO 12 1800 336 1972 KATO 2400 250 
LATITUDE 59 34 1978 CAT D 4 YES 8 1200 425 1978 BBC 2400 400 
LONGITUDE 133 42 1978 CAT D 4 YES 8 1200 425 1978 BBC 2400 400 
1978 CAT D 4 YES 8 1200 425 1978 BBC 2400 400 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL ft, 70.0 
BAMFIELD 1971 CAT D 4 YES 6 1200 269 1971 CAT 2400 250 
1975 cat D 4 YES 6 1200 336 1975 TA 2400 300 
LATITUDE 48 50 1975 CaT D 4 YES 12 1200 679 195 KATO 2400 600 
LONGITUDE 125 08 1975 CAT D 4 YES 12 1200 642 1975 KATO 2400 600 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 1 750 
BELLA BELLA 1969 CAT D 4 YES 12 1200 679 1969 KATO 2400 600 
1969 CAT D 4 YES 12 1200 679 1969 KATO 2400 600 
LATITUDE 52 09 1970 CAT D 4 YES 12 1200 679 1970 KATO 2400 600 
LONGITUDE 128 07 1970 CAT D 4 YES 12 1200 679 1970 KATO 2400 600 
1976 cAT D 4 YES 12 1200 679 1976 KATO 2400 600 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 3 000 
BELLA COOLA 1962 GM D 2 NO 16 720 1 074 1962 GM 2400 1 000 
1962 GM D 2 No 16 720 1 074 1962 GM 2400 1 000 
LATITUDE By) 7272 1964 GM D 2 NO 16 720 1 074 1964 GM 2400 1 000 
LONGITUDE 126 46 1966 CAT D 4 YES 12 1200 ys) } 1966 KATO 2400 500 
1969 CAT D 4 YES 12 1200 679 1969 KATO 2400 600 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 4 100 
BOSTON BAR TES VENG D 4 NO 8 720 186 1951 RE 460 150 
1954 VENG D 4 NO 8 720 186 1951 EE 460 150 
LATITUDE Us) BY? 1956 MB D 4 YES 12 1200 545 1956 GE 2400 500 
LONGITUDE 121 26 1956 MB D 4 YES 12 1200 545 1956 GE 2400 500 
1960 GM D 2 NO 12 720 671 1960 CWES 2200 650 
1967 KOHL D 4 NO 6 1800 69 1967 KOHL P3hT 45 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 1995: 
DEASE LAKE 1963 CAT D 4 Wes: 12 1200 593 1963 KATO 2400 500 
1978 CAT D 4 NO 8 1200 410 1978 COEL 2400 356 
LATITUDE aXs}) 734 1978 CAT D 4 YES 12 1200 593 1978 KATO 2400 500 
LONGITUDE 130 02 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 1 350 
EDDONTENAJON 1974 cat D 2 YES 6 1800 269 1974 TA 2400 250 
1974 CAT D Z YES 6 1800 269 1974 2g 2400 250 
LATITUDE 57 50 175: GM D 2 NO 12 1200 178 1975 KATO 600 150 
LONGITUDE 129° 59 1975 GM D 2 NO 12 1200 178 1975 KATO 600 150 
1976 CAT D 4 YES 8 1200 418 1976 CLBR 2400 350 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 1 13;0 
FORT NELSON 1955 CB D 4 YES 8 514 1 052 1955 GE 2400 1 000 
1957 CB D 4 YES 16 327 44 1957 WEST 6900 3 000 
LATITUDE 58 49 1957 CB D 4 YES 16 327 3 141 1957 WEST 6900 3 000 
LONGITUDE We SIs) 1960 CB D 4 YES 8 514 Ut Gy 1960 CGE 2400 1 200 
1960 CB D 4 YES 6 450 645 1960 ELLI 2300 600 
1963 CAT D 4 YES 8 1200 418 1963 COEL 2400 350 
1974 CB D 4 YES 16 ST! 3 141 1974 WEST 6900 3 000 
1978 CB D 4 YES 16 327 3 141 1978 WEST 6900 3 000 
1978 CB D 4 YES 16 327 3.141 1978 WEST 6900 3 000 


PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 18 150 


INTERNAL COMBUSTION 


GOLDEN 

LATITUDE 51 18 
LONGITUDE 116 58 
PRINCIPAL FUEL - 
LYTTON 

LATITUDE 50 14 
LONGITUDE 121 34 
PRINCIPAL FUEL - 
MASSET 

LATITUDE 54 01 
LONGITUDE 132 07 
PRINCIPAL FUEL - 
MCBRIDE 

LATITUDE 53 18 
LONGITUDE 120 10 
PRINCIPAL FUEL - 
REVELSTOKE 
LATITUDE 50/59, 
LONGITUDE 118 12 
PRINCIPAL FUEL - 
SANDSPIT 

LATITUDE 53 14 
LONGITUDE Lely So) 
PRINCIPAL FUEL - 
STEWART 

LATITUDE 55 56 
LONGITUDE 129759 
PRINCIPAL FUEL - 
TATLA LAKE 
LATITUDE 51 54 
LONGITUDE 124 36 
PRINCIPAL FUEL - 


DIESEL 


DIESEL 


DIESEL 


DIESEL 


DIESEL 


DIESEL 


DIESEL 


DIESEL 


PRIME MOVERS 


MOTEURS PRIMAIRES 


YEAR AND 
MANUFACTURER TYPE 
ANNEE ET TYPE 
FABRICANTS 

1967 WHIT D 
1967 WHIT D 
1954 VENG D 
1958 CAT D 
1959 CAT D 
1966 CAT D 
1966 CAT D 
1966 CAT D 
1975 CAT D 
1969 CAT D 
1974 GM D 
1978 ALKO D 
1978 ALKO D 
1978 ALKO D 
1951 CB D 
1956 CB D 
eit CB D 
1964 GM D 
1967 GM D 
1967 GM D 
1977 GM D 
1976 GM D 
1952 CB D 
1952 CB D 
1954 CB s 
1965 CB D 
1966 CAT D 
1968 CAT D 
1969 CAT D 
1974 GM D 
1964 MUR D 
1964 GM D 
1965 CAT D 
1966 CAT D 
1968 CAT D 
1969 FM D 
1970 FM D 
1975 GM D 
1968 CAT D 
1968 CAT D 
1972 GM D 
1972 GM D 


4 YES 


S&erreee 
tat 
w 
un 


COMBUSTIBLE 


YES 
YES 
YES 


YES 


COMBUSTIBLE 


SEeene 


NONNNS LE 
=z 
fe} 


2 YES 


COMBUSTIBLE 


YES 
YES 
YES 
YES 
YES 
YES 
YES 
YES 


NEE SLSLS 


COMBUSTIBLE 


NS S&S Sesh = 
i 
w 
™” 


NONLSS 
=z 
fo} 


114 - 


SUPE RCHARGED 


SURALIMENTE 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


CYLINDERS 


CYLINDRES 


16 
16 


- DIESEL 


8 
12 
12 
12 
12 
12 
2 


- DIESEL 


- DIESEL 


- DIESEL 


20 


- DIESEL 


- DIESEL 


6 
6 
12 
12 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 


900 


600 
1200 
1200 
1200 
1200 
1200 
1800 


1200 
900 
900 
900 
900 


450 
450 
450 
720 
720 
720 
900 


900 


450 
450 
514 
514 
1200 
1200 
1200 
900 


1200 
720 
1200 
1200 
1200 
720 
720 
900 


1800 
1800 
1800 
1800 


CAPACITY 


CAPACITE 


NHNONN 


Nea ae 


574 
574 


uals) 
361 
298 
593 
593 
593 
541 


679 
686 
175 
175 
TAS) 


645 
642 
645 
074 
074 
074 
685 


686 


645 
645 
052 
052 
593 
679 
560 
685 


131 
O74 
418 
SEIS} 
593 
193 
IOs 
6 86 


ahs} 
75 
336 
336 


COMBUSTION INTERNE 


MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
PABRICANTS 
KW 
1967 IE 4160 1 500 
1967 IE 4160 1 500 
3 000 
1954 COEL 2300 100 
1958 COEL 2400 350 
1959 EE 480 280 
1966 KATO 2400 500 
1966 KATO 2400 500 
1966 KATO 2400 500 
1975 KATO 2400 500 
2, Tien) 
1969 KATO 2400 600 
1974 GM 2400 2 500 
1978 BBC 2400 2 108 
1978 BBC 2400 2 108 
1978 BBC 2400 2 108 
9 424 
1951 CGE 2400 600 
1956 GE 2400 600 
1957 CGE 2400 600 
1964 GM 2400 1 000 
1967 GM 4160 1 000 
1967 GM 4160 1 000 
WO 7/ GM 2400 2 500 
7 300 
1976 EM 2400 2 500 
2 500 
1952 GE 2400 600 
1952 GE 2400 600 
1954 EE 2400 1 000 
1965 GE 2400 1 000 
1966 COEL 2400 500 
1968 KATO 2400 600 
1969 KATO 2400 600 
1974 GM 2400 2 500 
7 400 
1954 CGE 2400 WS 
1964 GM 2400 1 000 
1964 COEL 2400 350 
1965 KATO 2400 500 
1965 COEL 2400 500 
1966 WEST 2400 SiG 
1968 FM 2400 1136 
1975 GM 2400 2 500 
7 247 
1968 KATO 4160 150 
1968 KATO 4160 150 
1972 KATO 2400 250 
1972 KATO 2400 250 


800 


INTERNAL COMBUSTION 


TELEGRAPH CREEK 
LATITUDE 57 54 
LONGITUDE SAO 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
ZEBALLOS 

LATITUDE KO 59 
LONGITUDE 126 351 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


CANADIAN FOREST PRODUCTS 
ENGLEWOOD 

LATITUDE 50 32 
LONGITUDE 126 52 


PRINCIPAL FUEL - 


DIESEL 


PRIME MOVERS 


MOTEURS PRIMAIRES 


NORTHERN CANADA POWER COMM 


FIELD 
LATITUDE 51 24 
LONGITUDE 116 29 


PRINCIPAL FUEL - 


PLACER DEVELOPMENT LTD 


ENDAKO MINES 
LATITUDE 54 05 
LONGITUDE 125 02 


PRINCIPAL FUEL - 


TECK CORPORATION LTD 


DIESEL 


DIESEL 


YEAR AND 
MANUFACTURER TYPE 
ANNEE ET TYPE 
FABRICANTS 
1970 CAT D 
1974 CAT D 
1974 CAT D 
1974 CAT D 
1976 CAT D 
1966 CAT D 
1967 CAT D 
1972 GM D 
1972 GM D 
LTD 
1969 cat D 
973) Jagd E D 
1975 GM D 
1976 CAT D 
1977 CaT D 
1978 CAT D 
1980 CAT D 
1981 CAT D 
1981 CAT D 
1959 MDE D 
1959 MDE D 
1960 MDE D 
1969 LB D 
1964 MDE D 
1964 GM D 
1964 Cat D 
1974 CAT D 


BEAVERDELL 

LATITUDE 49 26 
LONGITUDE 119 05 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


Serres 


fFeereFreenfee NONES 


ereet 


COMBUSTIBLE 


COMBUSTIBLE 


COMBUSTIBLE 


YES 
YES 


COMBUSTIBLE 


YES 
YES 


COMBUSTIBLE 


SU PERCHARGED 


SURALIMENTE 


11S 


CYLINDERS 


CYLINDRES 


ONAN®D 


PRINCIPAL - DIESEL 


PRINCIPAL - DIESEL 


—= 


NONDANDADHANONA 


= 


PRINCIPAL - DIESEL 


OaWUmn 


PRINCIPAL - DIESEL 


12 
16 


PRINCIPAL - DIESEL 


12 


PRINCIPAL - DIESEL 


RPM 


T/MN 


1800 
1200 
1800 

900 
1200 


1200 
1200 
1800 
1800 


1800 
1200 
1800 
1800 
1800 
1800 
1200 
1200 
1800 


600 
600 
600 
600 


900 
720 


1200 
1200 


CAPACITY 


CAPACITE 


224 
559 
504 
224 
224 
261 
325) 
325 
496 


169 
169 
VAS 
358 


19298 
1074 


39/5 
634 


COMBUSTION INTERNE 


MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1970 TA 440 200 
1974 COEL 480 200 
1974 CAT 480 150 
1974 AMC 440 100 
1976 CLBR 2400 350 
1 000 
1966 KATO 2400 500 
1967 KATO 2400 600 
1972 KATO 2400 250 
1972 KATO 2400 250 
1 €00 
UU dex 
1969 KATO 480 250 
1973 KATO 2300 600 
1975 CANR 2300 500 
1976 KATO 208 250 
ee e/ WORT 480 250 
1978 KATO 480 290 
1980 KATO 480 300 
1981 KATO 480 300 
1981 MARA 2300 460 
3 200 
3 200 
1959 TE 2400 156 
1959 TE 2400 156 
1960 CGE 2400 100 
1969 TA 2400 250 
662 
662 
1964 BREL 4160 1 250 
1964 ELLI 4160 1 000 
282510 
2 250 
1964 EM 480 300 
1974 KATO 4100 500 
800 


800 


INTERNAL COMBUSTION 


WEST KOOTENAY POWER & LI 


MOBILE UNIT 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


WESTMIN RESOURCES LTD 


CAMPBELL RIVER 


LATITUDE 
LONGITUDE 


497735 
125 36 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


NORTHERN CANADA POWER CO 
DAWSON CITY 

LATITUDE 64 03 
LONGITUDE 139.025 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
FARO 

LATITUDE 60 38 
LONGITUDE 132 25 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
JOHNSONS CROSSING 
LATITUDE 60 29 
LONGITUDE 133 18 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
MAYO 

LATITUDE 63 31 
LONGITUDE 135 50 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
WHITEHORSE 

LATITUDE 60 40 
LONGITUDE 135 00 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


PRIME MOVERS 


MOTEURS PRIMAIRES 


116 = 


SUPERCHARGED 


SURALIMENTE 


CYLINDERS 


CYLINDRES 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 


YEAR AND 
MANUFACTURER TYPE CYCLE 
ANNEE ET TYPE CYCLE 
FABRICANTS 
GHT CO LTD 
1963 GM s 2 YES 
1970 Gu D 2 NO 
1970 GM D 2 NO 
TTA CAT D 4 YES 
1972 CAT D 4 YES 
M/F) GM D 2 NO 
1980 CAT D 4 YES 
1980 CAT D 4 YES 
1980 CAT D 4 YES 
1983 CAT D 4 YES 
COMBUSTIBLE 
MM 
1971 CAT D 4 Vis 
1971 CAT D 4 YES 
1975 CAT D 4 YES 
1981 CAT D 4 YES 
1981 CAT D 4 YES 
COMBUSTIBLE 
1970 MDE D 4 YES 
COMBUSTIBLE 
19%5 DELC D 2 YES 
1975 DELC D 2 YES 
COMBUSTIBLE 
1975 CAT D 4 YES 
1979 CUEN D 4 YES 
COMBUSTIBLE 
1968 MDE D 4 YES 
1968 MDE D 4 YES 
1970 MDE D 4 YES 
1975 GM D 2 YES 
1975 GA D 2 YES 
1977 GM D 2 YES 


PRINCIPAL 


BRITISH COLUMBIA - TOTAL - COLOMBIE-BRITANNIQUE 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


- DIESEL 


- DIESEL 


16 


- DIESEL 


NN 


- DIESEL 


16 
6 


- DIESEL 


12 
16 
16 
20 
20 
20 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 


RPM 


T/MN 


1600 


720 
720 
1200 
1200 
720 
1200 
1200 
1200 
1200 


1200 
1800 


1200 
1800 


514 
514 
514 
900 
900 
900 


CAPACITY 


CAPACITE 


NONNWMNS 


KW 


194 


746 
746 
970 
970 
746 
970 
970 
970 
970 


356 


fiz 
30 


962 
343 


088 
356 
356 
499 
499 
499 


COMBUSTION INTERNE 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1963 CGE 460 200 
200 
290 
1970 GE 4160 750 
1970 GE 4160 750 
1971 KATO 4160 800 
1972 KATO 4160 800 
1977 WEST 4160 750 
1980 KATO 4160 800 
1980 KATO 4160 800 
1980 KATO 4160 800 
1983 KATO 4160 800 
7 050 
7 050 
108 943 
1971 KATO 4160 500 
USA KATO 4160 500 
1975 TA 4160 720 
1981 TA 4160 300 
1981 TA 4160 500 
25520 
1970 BREL 6900 5 150 
5 715,0 
1975 TA 600 17 
1975 TA 600 30 
47 
Sito) TA 4160 800 
1979 BBC 4160 350 
1 150 
1968 BREL 6900 3 920 
1968 BREL 6900 Seat. 
1970 BREL 6900 5 150 
1975 EM 4160 2 500 
1975 EM 4160 2 500 
1977 EM 4160 2 500 
21 720 


INTERNAL COMBUSTION 


YUKON ELECTRICAL CO LTD 


BEAVER CREEK 

LATITUDE 62 22 
LONGITODE 140 52 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
CARMACKS 

LATITUDE 62 06 
LONGITUDE 136 19 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
DESTRUCTION BAY 
LATITUDE es) 
LONGITUDE 138 48 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
HAINES JUNCTION 
LATITUDE 60 45 
LONGITUDE 137 30 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
OLD CROW 

LATITUDE 67535 
LONGITUDE 139 50 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
PELLY RIVER CROSSING 
LATITUDE 62 50 
LONGITUDE 136 34 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
ROSS RIVER 

LATITUDE 62 00 
LONGITUDE 132829 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
STEWART CPOSSING 
LATITUDE 63519 
LONGITUDE 139 26 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
SWIFT RIVER 

LATITUDE 60 00 
LONGITUDE VSS 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
TESLIN 

LATITUDE 60 10 
LONGITUDE 132 44 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


PRIME MOVERS 


MOTEURS PRIMAIRES 


YEAR AND 
MANUPACTURER 
ANNEE ET 
FPABRICANTS 
1967 CAT 
1969 CAT 
1970 CAT 
1968 CAT 
1962 CAT 
1966 CAT 
1973 Cat 
1958 VENG 
1963 CAT 
1970 CAT 
1973 CAT 
1974 CAT 
1981 CAT 
1967 CAT 
1983 VOLV 
1983 VOLV 
1973 CAT 
1958 UIW 
1965 CAT 
1970 CAT 
1967 CAT 
1970 CAT 
1976 CAT 
1973 cat 
1974 CAT 
1983 CAT 


TYPE 


TYPE 


oo —]) 


yvuu090 


voUuN 


voN 


=~) 00 


o0v 


feet 
i} 
is) 
m”™ 


COMBUSTIBLE 


4 YES 


COMBUSTIBLE 


YES 
YES 
YES 


ee 


COMBUSTIBLE 


4 NO 
4 YES 


COMBUSTIBLE 


feeet 
= 
w 
~”a 


feet 
K 
tw 
n 


COMBUSTIBLE 


4 YES 


COMBUSTIBLE 


NO 
YES 
YES 


fee 


COMBUSTIBLE 


4 NO 
YES 
4 YES 


+ 


COMBUSTIBLE 


4 YES 
YES 
YES 


oa 


COMBUSTIBLE 


117 = 


SUPERCHARGED 


SURALI MENTE 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


CYLINDERS 


CYLINDRES 


- DIESEL 


12 


= DIESEL 


NOOO 


- DIESEL 


- DIESEL 


fooMo, mon mon) 


- DIESEL 


DAN 


- DIESEL 


= DIESEL 


NED 


= DIESEL 


Fen 


- DIESEL 


Ono 


~- DIESEL 


RPM 


T/MN 


1200 


1200 
1200 
1200 


600 
1200 


1200 
1800 
1800 
1800 


1200 
1200 
1800 


1800 


1200 
1800 
1800 


1200 
1800 
1800 


1800 
1200 
1800 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


394 
246 
238 


360 


183 
250 
321 


119 
183 


204 
144 
190 
172 


183 
277 
238 


360 


360 
399 
559 


COMBUSTION INTERNE 
MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAOUXK 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1967 COEL 2400 350 
1969 NOPO 2400 250 
1970 TA 2300 200 
800 
1968 COEL 2400 350 
350 
1962 EM 2400 150 
1966 TA 2400 250 
1975 GE 2400 300 
700 
1958 COEL 2400 100 
1963 TA 2400 150 
250 
1970 EM 2400 200 
1973 KATO 2400 150 
1974 KATO 2400 150 
1981 KATO 2400 225 
725 
1967 TA 2300 150 
1970 COEL 2400 200 
1983 TA 2400 250 
600 
1973 KATO 2400 350 
350 
1958 COEL 2400 100 
1965 CAT 2400 60 
1970 TA 2400 100 
250 
1967 COEL 2400 100 
1970 COEL 2400 60 
1976 COEL 2400 85 
245 
1967 TA 2400 300 
1973 KATO 2400 350 
1972 KATO 2400 500 
15:0 


INTERNAL COMBUSTION 


PRIME MOVERS 


MOTEURS PRIMAIRES 


YEAR AND 
MANUFACTURER TYPE 
ANNEE ET TYPE 
FABRICANTS 
WATSON LAKE 1967 CAT D 
1967 CAT D 
LATITUDE 60 07 1970 CAT D 
LONGITUDE 128 48 1974 CAT D 
1976 CAT D 
1978 CAT D 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
NORTHWEST TERRITORIES - TERRITOIRES DU NORD-OUEST 
CANADA TUNGSTEN MINING CORP LTD 
TUNGSTEN 1962 CAT D 
1962 Cat D 
LATITUDE 63 00 1962 CAT D 
LONGITUDE 127 00 1971 CAT D 
noi 3) CAT D 
1974 CAT D 
1974 CAT D 
STS CAT D 
1979 HSBI D 
1979 HSBI D 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
COMINCO LTD 
ARSENIC PLANT 1981 DD D 
LATITUDE 
LONGITUDE 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
C-1 POWERHOUSE 1980 DD D 
1980 DD D 
LATITUDE 1980 DD D 
LONGITUDE 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
ROBERTSON SHAFT 1975 CAT D 
LATITUDE 62 40 
LONGITUDE 114 15 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


= "118 F= 


CYCLE SUPERCHARGED CYLINDERS 
CYCLE SURALIMENTE CYLINDRES 
4 YES 12 
4 YES 6 
4 YES 12 
4 YES 16 
4 YES 4 
4 YES 16 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 
YUKON, TOTAL 
4 YES 1123 
4 YES 12 
4 YES 12 
4 YES 12 
4 YES 16 
4 YES 12 
4 YES WP 
4 YES 12 
4 YES 6 
4 YES 6 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 
4 YES 8 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 
2 YES 16 
Zi YES 16 
2 YES 16 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 
4 YES 12 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 


RPM 


T/MN 


1200 
1200 
1200 
1200 
1200 
1200 


1200 
1200 
1200 
1200 
1200 
1200 
1200 
1200 

600 

600 


1800 


1800 
1800 
1800 


1800 


CAPACITY 


CAPACITE 


NN 


KW 


604 
246 
604 
082 
832 
832 


496 
496 
496 
559 
832 
DIE) 
D5) 
559 
238 
238 


153 


619 
619 
619 


BE) T/ 


COMBUSTION INTERNE 


MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER 
ANNEE ET 
FABRICANTS 
1967 TA 
1974 TA 
1974 TA 
1974 TA 
1976 BBC 
1978 BBC 
1962 EM 
1962 EM 
1962 EM 
AS7M EM 
1973 TA 
1974 CGE 
1974 CGE 
T3975 TA 
1979 BREL 
1979 BREL 
1981 BBC 
1980 BBC 
1980 BBC 
1980 BBC 
USS CGE 


VOLTS 


VOLTS 


2400 
2400 
2400 
2400 
2400 
2400 


600 


600 
600 
600 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


9 280 


39 867 


2a 


INTERNAL COMBUSTION 


PRIME MOVERS 


MOTEURS PRIMAIRES 
YEAR AND 
MANUFACTURER TYPE 
ANNEE ET TYPE 
FABRICANTS 

ECHO BAY MINES LTD 

LUPIN MINE 1982 cat D 
1982 CAT D 

LATITUDE 65 46 1982 CAT D 

LONGITUDE Agid 313 1982 CAT D 
1982 CAT D 
1982 CAT D 
1982 CUEN D 
1982 CAT D 
1982 cat D 
1982 RH D 
1982 RH D 
1982 RH D 
1982 GM D 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL 

NORTHERN CANADA POWER COMM 

AKLAVIK USS CAT D 
1976 CAT D 

LATITUDE 68 14 1981 CAT D 

LONGITUDE 135 02 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL 

ARCTIC BAY 1975 CAT D 
1980 CAT D 

LATITUDE 739038 1983 CAT D 

LONGITUDE 85 07 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL 

ARCTIC RED RIVER 1974 CUEN D 
1974 CUEN D 

LATITUDE 66 00 1980 GM D 

LONGITUDE 134 30 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL 

BAKER LAKE 1968 MDE D 
1969 LB D 

LATITUDE 64 15 1973 CAT D 

LONGITUDE 95 45 1975 CAT D 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL 

BROUGHTON ISLAND 1972 CAT D 
1973 CAT D 

LATITUDE 66 10 1978 caT D 

LONGITUDE 56/525 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL 

CAMBRIDGE BAY 1967 LB D 
1967 LB D 

LATITUDE 69 07 1972 LB D 

LONGITUDE 105 03 1973 CAT D 
1974 Cat D 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL 

CAPE DORSET 1973 CAT D 
1975 CAT D 

LATITUDE 64 40 1980 CAT D 

LONGITUDE 76 00 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


- 119 - 


SUPE RCHARGED 


SURALIMENTE 


NHfFSHLEF SEL SSL E 
K 
w 
n 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


YES 
YES 
YES 


fee 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


eee 
Hd 
tw 
n 


PRINCIPAL 


NSS 
=z 
(o) 


PRINCIPAL 


e$eece 
i 
ww 
n 


PRINCIPAL 


eee 
Ll 
[=] 
“a 


PRINCIPAL 


Seecece 
nd 
a 
n 


PRINCIPAL 


eee 
| 
is 
na 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


CYLINDERS 


CYLINDRES 


12 
12 
12 
12 
12 

6 

6 
12 
12 
12 
a2 
2 
20 


- DIESEL 


12 
6 
12 


- DIESEL 


Nn Oo 


- DIESEL 


ean 


- DIESEL 


6 
8 
12 
12 


- DIESEL 


nao 


- DIESEL 


- DIESEL 


8 
12 
12 


- DIESEL 


RPM 


T/MN 


1200 
1200 
1200 
1200 
1200 
1800 
1800 
1200 
1200 
720 
720 
720 
900 


1200 
1200 
1200 


1800 
1200 
1200 


1200 
1800 
1800 


600 
900 
1200 
1200 


1200 
1200 
1200 


600 
600 
600 
1200 
1200 


1200 
1200 
1200 


CAPACITY 


CAPACITE 


NMONONN 


KW 


642 
642 
642 
642 
642 
137 
336 
642 
642 
094 
094 
094 
686 


716 
298 
716 


224 
400 
400 


215 
746 
716 
962 


100 
100 
298 


358 
358 
500 
700 
700 


298 
716 
716 


COMBUSTION INTERNE 


MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1982 BBC 600 600 
1982 BBC 600 600 
1982 BBC 600 600 
1982 BBC 600 600 
1982 BBC 600 600 
1982 STAM 600 25 
1982 BBC 600 300 
1982 TA 600 600 
1982 TA 600 600 
1982 LA 4160 1 870 
1982 LA 4160 1 870 
1982 LA 4160 1 870 
1982 GM 4160 2, 500 
12735 
1P5 7 hSite) 
1975 TA 4160 500 
1976 TA 4160 300 
1981 KATO 4160 500 
1 300 
1975 CGE 600 225 
1980 TA 600 400 
1983 KATO 600 400 
LOS 
1974 TA 550 50 
1974 TA 550 150 
1980 TA 550 80 
280 
1968 BREL 600 200 
1969 BREL 2400 700 
1973 KATO 4160 500 
1975 KATO 4160 800 
2 200 
1972 KATO 600 150 
1973 KATO 600 150 
1975 BBC 600 300 
600 
1967 TA 4180 350 
1972 TA 4160 375 
1972 BREL 4160 560 
1973 CGE 4160 720 
1973 CGE 4160 720 
74 11742) 
1973 KATO 4160 300 
1975 TA 4160 600 
1980 BBC 4160 500 
1 400 


INTERNAL COMBUSTION 


CHESTERFIELD INLET 


63 30 
90 40 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


CLYDE 
LATITUDE 70 30 
LONGITUDE 68 30 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


COPPERMINE 
LATITUDE 67 49 
LONGITUDE 115 06 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


CORAL HARBOUR 


64 35 
83 40 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


ESKIMO POINT 


60 40 
94 15 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


FORT FRANKLIN 


65 25 
123 50 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


FORT GOOD HOPE 


LATITUDE 
LONGITUDE 


66 20 
128 40 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


FORT LIARD 
LATITUDE 60 10 
LONGITUDE 124 00 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


FORT MCPHERSON 


67 26 
134 53 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


FORT NORMAN 


LATITUDE 
LONGITUDE 


65 00 
125 00 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


PRIME MOVERS 


MOTEURS PRIMAIRES 


YEAR AND 
MANUFACTURER TYPE 
ANNEE ET TYPE 
FABRICANTS 

1968 cat D 
1968 CAT D 
1972 cat D 
1973) CAT D 
1978 CAT D 
1981 CAT D 
1967 LIST D 
1967 LIST D 
1967 LIST D 
1972 LB D 
1976 CAT D 
1973 CAT D 
1974 cat D 
1974 CAT D 
1974 CAT D 
1976 CaT D 
1972 CAT D 
973) CAT D 
1975 CAT D 
1980 CAT D 
1971 CUEN D 
1971 CUEN D 
1972 CAT D 
1979 CAT D 
1971 CAT D 
1974 CAT D 
1983 CAT D 
USS CUEN D 
1975 CUEN D 
1982 CAT D 
1967 LB D 
1967 LB D 
1974 cat D 
1977 GM D 
1979 CUEN D 
1983 CAT D 


YES 
YES 
YES 


fee 


COMBUSTIBLE 


= 


YES 
4 YES 
4 YES 


COMBUSTIBLE 


Sereeere $eefre 
ta =z 
3] o 
a 


Sere 
KI 
ww 
n 


e$frere 
K 
@ 
n 


COMBUSTIBLE 


YES 
YES 
YES 


fee 


COMBUSTIBLE 


fee 
K 
i] 
ide) 


COMBUSTIBLE 


YES 
YES 
YES 


eee 


COMBUSTIBLE 


fen 
=z 
fo) 


COMBUSTIBLE 


WAY) 


SURALIMENTE 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


SUPERCHARGED CYLINDERS 


CYLINDRES 


ooo 


- DIESEL 


nao 


= DIESEL 


- DIESEL 


DADO OO 


= DIESEL 


8 
8 
2 
12 


= DIESEL 


ODaOann 


- DIESEL 


ooo 


= DIESEL 


lone. oa) 


- DIESEL 


12 
12 
12 


- DIESEL 


RPM 


T/MN 


1800 
1800 
1200 


1200 
1200 
1200 


600 
600 
600 
600 
1200 


1200 
900 
900 
900 

1200 


1200 
1200 
1200 
1200 


1800 
1200 
1200 
1200 


1200 
1200 
1800 


1800 
1800 
1800 


600 
600 
1200 


1800 
1800 
1200 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


195 
195 
3:25 


232 
298 
716 


298 
716 


325 
325 


iS 
149 
194 


358 
358 
716 


300 
298 
500 


COMBUSTION INTERNE 


MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1968 CGE 575 150 
1968 CGE 600 200 
1972 KATO 600 300 
650 
1973 CGE 600 300 
1976 BBC 600 300 
1976 CGE 600 500 
1 100 
1967 GE 4160 200 
1967 GE 4160 200 
1967 GE 4160 200 
1972 TA 4160 SUS) 
1976 TA 4160 600 
1575 
1973) CGE 4160 300 
1974 KATO 4160 200 
1974 KATO 4160 250 
1974 KATO 4160 250 
1974 KATO 4160 250 
is 2o00) 
1972 KATO 4160 300 
1973 KATO 4160 300 
1975 TA 4160 600 
1980 BBC 4160 600 
1 800 
1971 ONAN 600 100 
1971 TA 600 200 
1972 KATO 600 300 
1979 KATO 600 300 
900 
1971 KATO 4160 300 
1974 CGE 2400 300 
1983 CGE 2400 300 
990 
1975 TA 600 150 
1975 ONAN 600 125 
1982 TA 600 175 
450 
1974 TA 4160 375 
1974 TA 4160 375 
1974 KATO 4160 600 
15350 
1977 TA 600 300 
USZ9: TA 600 300 
1983 KATO 600 400 


1 000 


INTERNAL COMBUSTION 


PRIME MOVERS 


MOTEURS PRIMAIRES 
YEAR AND 
MANUFACTURER TYPE 
ANNEE ET TYPE 
FABRICANTS 

FORT RESOLUTION 1960 MDE D 
1968 LB D 

LATITUDE 61011 1976 CUEN D 

LONGITUDE 113 41 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL 

FORT SIMPSON 1962 RH D 
1973 RH D 

LATITUDE 61 52 1975 RH D 

LONGITUDE 121 20 Ws MLW D 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL 

FORT SMITH ASTD MLW D 
LSW/ es MLW D 

LATITUDE 60 00 1983 MLW D 

LONGITUDE valu Ss) 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL 

FROBISHER BAY 1964 MDE D 
1969 MDE D 

LATITUDE 63 44 1970 MDE D 

LONGITUDE 68 28 1976 GM D 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL 

GJOA HAVEN aS CAT D 
1976 CAT D 

LATITUDE 67 50 1979 CAT D 

LONGITUDE 96 00 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL 

GRISE FIORD 1975 CUEN D 
1976 CUEN D 

LATITUDE 3700 1981 CAT D 

LONGITUDE 87 00 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL 

HALL BEACH 1977 CAT D 
1982 CAT D 

LATITUDE 62 00 1982 CAT D 

LONGITUDE 73 00 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL 

HOLMAN ISLAND nSTZ CAT D 
1975 CUEN D 

LATITUDE 70 50 1979 CAT D 

LONGITUDE 115 00 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL 

IGLOOLIK 1973 cat D 
1975 CAT D 

LATITUDE 67 00 1976 CAT D 

LONGITUDE 81 00 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL 

INUVIK 1970 MDE D 
1975 GM D 

LATITUDE 68 21 1975 GM D 

LONGITUDE 134 43 1975 MDE D 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


= 1215= 


SUPE RCHARGED 


SURALI MENTE 


NO 
YES 
YES 


fee 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


YES 
YES 
YES 
YES 


feeeoe 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


YES 
YES 
YES 


free 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


YES 
YES 
YES 
YES 


NfSHee 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


YES 
YES 
YES 


fee 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


4 YES 
4 YES 
4 YES 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


YES 
YES 
YES 


ere 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


YES 
YES 
YES 


eee 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


4 YES 
4 YES 
4 YES 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


SnNnnNnES 
x 
| 
n 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


CYLINDERS 


CYLINDRES 


- DIESEL 


6 
12 
12 
16 


- DIESEL 
16 


12 
18 


- DIESEL 


6 
8 
12 
20 


=" DIESEL 


Ava 


= DIESEL 


DN 


= DIESEL 


NNN 


=SPLESEL 


= DIESEL 


6 
6 
12 


- DIESEL 


= DIESEL 


1800 


514 
720 
900 
900 


900 
900 
900 


400 
514 
514 
900 


1200 
1200 
1200 


1800 
1800 
1800 


1200 
1200 
1200 


1200 
1800 
1800 


1200 
1200 
1200 


514 
900 
900 
450 


CAPACITY 


CAPACITE 


= 


= 


NEN 


NNNHW 


KW 


169 
29/5 
500 


634 
932 
865 
134 


134 
875 
500 


904 
697 
075 
134 


175 
298 
298 


165 
149 
175 


298 
298 
224 


149 
Vue 
224 


298 
298 
649 


356 
134 
134 
080 


COMBUSTION INTERNE 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1960 EE 4160 150 
1968 GE 4160 200 
1976 TA 4160 400 
750 
1962 CGE 4160 600 
1973 BREL 4160 1 000 
1975 TA 4160 1 800 
1975 TA 4160 2 000 
5 400 
1975 TA 4160 2 000 
AOTS: BBC 4160 1 500 
1983 BBC 4160 2 500 
6 000 
1964 CGE 4160 1 000 
1969 BREL 4160 2 585 
1970 BREL 4160 3 920 
1976 EM 4160 2 500 
10 005 
1971 CGE 600 150 
1976 TA 4160 300 
1979 TA 4160 300 
750 
1975 TA 600 175 
1976 ONAN 600 150 
1981 ONAN 600 200 
525 
1976 BBC 600 300 
1982 BBC 600 300 
1982 BBC 600 200 
800 
“O72 KATO 600 150 
ASITS TA 600 WS 
1979 TA 600 300 
625 
1973 GE 4160 300 
1975 TA 4160 300 
1976 KATO 4160 600 
1 200 
1970 BREL 4160 5 180 
1975 EM 4160 2 500 
1975 EM 4160 2 500 
1975 BREL 4160 2 080 
12 260 


INTERNAL COMBUSTION 


JEAN MARIE RIVER 


61 00 
120 45 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


LAC LA MARTE 


63 08 
117 16 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


LAKE HARBOUR 


LATITUDE 
LONGITUDE 


62 00 
70 00 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


NAHANNI BUTTE 


LATITUDE 
LONGITUDE 


60 45 
124 00 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


NORMAN WELLS 


65 20 
Ua Wr 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


PANGNIRTUNG 
LATITUDE 65 00 
LONGITUDE 66 00 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


PAULATUK 
LATITUDE 69 49 
LONGITUDE 123359 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


PELLY BAY 
LATITUDE 66 45 
LONGITUDE S15 00 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


PINE POINT 
LATITUDE 60 13 
LONGITUDE 110 52 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


POND INLET 
LATITUDE 72 41 
LONGITUDE 78 00 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


PRIME MOVERS 


MOTEURS PRIMAIRES 


YEAR AND 
MANUFACTURER TYPE 
ANNEE ET TYPE 
FABRICANTS 

1973 GM D 
1979 GM D 
1979 CAT D 
1981 CAT D 
1983 CAT D 
1973 CAT D 
1978 CAT D 
1983 CAT D 
1973 GM D 
1975 GM D 
1975 GM D 
1970 Cat D 
1970 CAT D 
1972 CAT D 
1980 CUEN D 
1972 CAT D 
hw } CAT D 
1976 CAT D 
1981 CAT D 
1970 GM D 
1979 CAT D 
1980 CAT D 
1973 GM D 
1975 GM D 
1979 GM D 
1197;9 CAT D 
1980 CAT D 
1981 cat D 
1970 MDE D 
1978 RA D 
1978 RA D 
1978 RH D 
1975 CAT D 
1979 CAT D 
1983 CAT D 


t22R> 


CYCLE SUPERCHARGED CYLINDERS 
CYCLE SURALIMENTE CYLINDRES 
2 NO 4 

2 NO 4 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL ~ DIESEL 
2 YES 6 

4 YES 6 

4 YES 6 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 
4q YES 6 

4 YES 6 

4 YES 6 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 
Z NO 4 

73 NO 4 

2 No 4 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 
4 YES 12 

4 YES 12 

4 YES 12 

4 YES ae 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 
4 YES 8 

4q YES é 

4 YES 12 

4 YES 12 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 
2 YES 4 

Z VES 4 

2 YES 4 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 
2 YES 4 

2 YES 8 

Z YES 6 

4 YES 8 

4 Yes 6 

4 YES 8 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 
4 YES 16 

4 YES 16 

4 YES 16 

4 YES 16 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 
4 YES 6 

4 YES 12 

4 YES 12 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 


1200 
1200 


1200 
1200 
1200 


1200 
1200 
1200 


1800 
1800 
1800 


1200 
1200 
1200 
1800 


1200 
1200 
1200 
1200 


1800 
1800 
1800 


1800 
1800 
1800 
1200 
1200 
1200 


514 
900 
900 
900 


1200 
1200 
1200 


CAPACITY 


CAPACITE 


NNMONM 


KW 


40 
30 


63 
149 
250 


209 
298 
298 


26 
107 
107 


553 
679 
679 
SOT. 


298 
354 
716 
716 


63 
149 
149 


600 
720 


COMBUSTION INTERNE 
MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1973 DELC 240 40 
1979) DELC 240 Pay 
61 
1979 TA 600 80 
1981 KATO 600 150 
1983 KATO 600 210 
440 
1973) CGE 600 150 
1976 BARB 600 300 
1983 BBC 600 300 
750 
1973 DELC 120 21 
VTS DELC 120 40 
1975 DELC 120 40 
101 
1970 KATO 4160 500 
1970 CAC 4160 720 
1972 CGE 4160 700 
1980 BBC 600 655 
2 ‘syihs) 
1972 CAC 600 300 
S73 TA 600 300 
1976 TA 4160 600 
1981 BBC 4160 600 
1 890 
1970 DELC 600 80 
T3739 KATO 600 150 
1980 DELC 600 150 
380 
1973) CANR 600 80 
1975 TA 600 200 
t979 CGE 600 200 
1979 BBC 600 300 
1980 CGE 600 300 
1981 BBC 600 300 
1 38:0 
1970 BREL 4160 5 180 
1978 GEE 4160 2 500 
1978 GEE 4160 2 500 
1978 GEE 4160 255.00 
12 630 
1975 TA 4160 300 
97:9 TA 4160 600 
1983 BBC 4160 720 
1 620 


- 123 - 


INTERNAL COMBUSTION COMBUSTION INTERNE 
PRIME MOVERS MAIN GENERATORS 
MOTEURS PRIMAIRES GENERATEURS PRINCIPAOUX 
YEAR AND YEAR AND 
MANUFACTURER TYPE CYCLE SUPERCHARGED CYLINDERS RPM CAPACITY MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET TYPE CYCLE SURALIMENTE CYLINDRES T/MN CAPACITE ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS FABRICANTS 
KW KW 
RAE LAKES 1975 GM D 2 YES 4 1200 40 1975 DELC 1240 40 
1975 GM D 2 YES 4 1200 40 1975 DELC 1240 40 
LATITUDE 64 10 1981 GM D 2 YES 4 1800 82 1981 BBC 240 80 
LONGITUDE 117 20 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 160 
RANKIN INLET 1973 CAT D 4 YES 16 1200 962 1973 CGE 4160 700 
1973 Cat D 4 YES 16 1200 962 1973 CGE 4160 700 
LATITUDE 63 00 1975 CAT D 4 YES 16 1200 962 1975 CAC 4160 720 
LONGITUDE 927550 1978 CAT D 4 YES 12 1200 716 1976 KATO 4160 600 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 2129 
REPULSE BAY 1972 CaT D 4 YES 8 1200 149 1972 KATO 600 AS: 
1973 CAT D 4 YES 8 1200 149 1973 KATO 600 150 
LATITUDE 65 50 1976 CAT D 4 NO 6 1200 354 1976 BBC 600 300 
LONGITUDE 85 50 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 565 
RESOLUTE BAY 1976 WAUM D 4 YES 12 1200 906 1976 KATO 2400 850 
1976 WAUM D 4 WES 12 1200 906 1976 TA 2400 900 
LATITUDE 74 42 1976 WAUM D 4 YES 12 1200 906 1976 TA 2400 900 
LONGITUDE 94 54 1976 WAUM D 4 YES 12 1200 906 1976 BBC 2400 900 
1976 WAUM D 4 YES 12 1200 906 1976 BBC 2400 900 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 4 4 450 
SACHS HARBOUR 1972 CAT D 4 YES 8 1800 100 1972 TA 600 100 
1975 Cat D 4 YES 6 1200 354 1975; TA 600 300 
LATITUDE 72 00 1976 Cat D 4 YES € 1200 354 1976 TA 600 300 
LONGITUDE 125 00 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 700 
SNOWDRIFT 1970 GM D 2 YES 4 1800 81 1970 TA 600 80 
1976 GM D 2 YES 4 1800 201 1976 DELC 600 200 
LATITUDE 62 24 1980 CAT D 4 YES 8 1200 149 1980 KATO 600 150 
LONGITUDE 110 24 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 430 
SPENCE BAY 1971 CAT D u YES 6 1200 175 1971 KATO 600 150 
1973 CAT D 4 YES 6 1200 354 1973 CGE 4160 300 
LATITUDE 69 30 1975 CAT D 4 YES 6 1200 175 1975 KATO 600 150 
LONGITUDE 94 00 1976 CAT D 4 YES 6 1200 354 1976 KATO 4160 300 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 900 
TUKTOYAKTUK 1974 CAT D 4 YES 16 1200 800 1974 CGE 4160 720 
1980 CAT D 4 Yes 12 1200 597 1980 CGE 4160 600 
LATITUDE 69 30 1983 CAT D 4 YES 12 1200 597 1983 CGE 4160 720 
LONGITUDE 133 00 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL —- DIESEL 2 040 
WHALE COVE 1972 CAT D 4 YES 8 1200 149 1972 CAT 600 150 
1976 CUEN D 4 YES 6 1800 243 1976 vs 600 200 
LATITUDE 62 50 1981 CAT D 4 YES 6 1200 298 1981 TA 600 300 
LONGITUDE 94 00 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 650 
WRIGLEY 1973 GA D 4 NO 4 1200 86 A973 TA 240 75 
1975 GM D 2 YES 6 1800 160 1975 TA 600 150 
LATITUDE 62 10 1975 GM D Zz YES 8 1800 213 1975 TA 600 200 


LONGITUDE 124 10 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 425 


INTERNAL COMBUSTION 


YELLOWKNIFE 
LATITUDE 62 27 
LONGITUDE 114 22 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


NORTHLANDS UTILITIES (NW 


DORY POINT 

LATITUDE 61 16 
LONGITUDE 117 32 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
FORT PROVIDENCE 
LATITUDE 61 21 
LONGITUDE M72 39: 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
HAY RIVER 

LATITUDE 60 51 
LONGITUDE 115 44 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


PRIME MOVERS 


MOTEURS PRIMAIRES 


YEAR AND 
MANUFACTURER TYPE 
ANNEE ET TYPE 
FABRICANTS 

1969 MDE D 
19732 SCAT D 
1973°F Scar D 
1974 GM D 
1974 GM D 
T) LTD 

1961 Cat D 
1968 CAT D 
1974 CAT D 
1983 caT D 
1959 PAX D 
1973 CAT D 
19739) (CAT D 
1959 CB D 
1962 CB is 
1966 CAT D 
1970 CAT D 
1972 wWAUM D 
1974 CAT D 
1974 CAT D 
1974 CAT D 
1975 GM D 
1978 WAUM D 


124 = 


CYCLE SUPERCHARGED CYLINDERS 
CYCLE SURALIMENTE CYLINDRES 
4 YES 16 

4 YES 16 

4 YES 16 

2 YES 20 

2 YES 20 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 
4 YES 4 

4 YES 8 

4 YES 4 

4 YES 4 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 
4 NO 16 

4 YES nz 

4 YES 12 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 
4 YES 8 

4 YES 8 

4 YES 12 

4 YES 6 

4 YES 12 

4 YES 16 

4 YES 16 

4 YES 16 

4 YES 16 

4 YES 16 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 


RPM 


T/MN 


1800 
1200 
1800 
1800 


1200 
1200 
1200 


750 

450 
1200 
1200 
1200 
1200 
1200 
1200 
1200 
1200 


NORTHWEST TERRITORIES - TOTAL - 


CANADA, 


TOTAL 


COMBUSTION INTERNE 


MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
CAPACITY MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
CAPACITE ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW KW 
3p SYS) 1969 BREL 4160 5 150 
962 1973 TA 4160 800 
962 1973 TA 4160 800 
2 134 1974 EM 4160 2 500 
2 134 1974 EM 4160 2 500 
11 750 
Use SEP 
DZ 1961 CAT 240 40 
242 1968 GE 2400 225 
D2 1974 CAT 220 40 
100 1983 CAT 240 Us 
380 
548 1959 HOUC 2400 350 
561 1973 TA 2400 500 
500 1973 TA 2400 500 
1350 
671 1959 EE 4160 500 
701 1962 EE 4160 650 
179 1966 TA 2400 500 
530 1970 EM 2400 150 
1 308 1974 TA 4160 880 
1 082 1972 KATO 4160 1 200 
1 082 1974 TA 4160 880 
1 082 1974 TA 2400 880 
1 082 1975 GM 4160 27750 
1 082 1978 KATO 4160 1 200 
975910. 
W320 
TERRITOIRES DU NORD-OUEST 141 267 
592 506 


GAS TURBINE 


TURBINE A GAZ 


GAS TURBINE 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 
MANUPACTURER CYCLE 
ANNEE ET CYCLE 
FABRICANTS 

NEWFOUNDLAND - TERRE-NEOUVE 

NEWFOUNDLAND & LABRADOR HYDRO 

HARDWOODS 1977 RRAM s 
1977 RRAM s 

LATITUDE 47 32 

LONGITUDE 5255 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL 

HOLYROOD 1966 RRAM $ 

LATITUDE 47 27 

LONGITUDE 53 06 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL 

STEPHENVILLE 1976 RRAMS Ss 
1976 RRAM s 

LATITUDE 48 33 

LONGITUDE ays) ais) 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL 

NEWFOUNDLAND LIGHT & POWER CO LTD 

GREENHILL 1976 RRAM Ss 

LATITUDE 47 05 

LONGITUDE 55 46 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL 

MOBILE UNIT 1974 OREN s 

LATITUDE 

LONGITUDE 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL 

SALT POND 1968 RRAM s 

LATITUDE 47 10 

LONGITUDE 557.13 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


PRINCE EDWARD ISLAND - ILE-DU-PRINCE-EDOUARD 


MARITIME ELECTRIC CO LTD 


BORDEN USA EE s 
1973 JBE s 

LATITUDE 46 15 

LONGITUDE 63 42 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
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INLET PRESSURE 
TEMPERATURE RATIO SHAFTS 
TEMPERATURE RAPPORT ARBRES 
D' ADMISSION DE PRESSION 

c 
1092 14.0/1 1 
1092 14.071 1 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 
1092 10.071 1 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 
1092 14.0/1 1 
1092 14.071 iJ 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 
r93 10.0/1 1 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 
788 5.0/1 1 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 


500 17.0/1 u 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 


NEWFOUNDLAND - TOTAL - 


S277) 
760 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 


PRINCE EDWARD 


ISLAND 


CAPACITY 
CAPACITE 
Onc. 30nC 
KW KW 
22 025 26 875 
22,025 26 875 
12 346 12 147 
APR \V PMs) 26,875 
22 025 26 875 
28 938 26 875 
7 4O7 Tosi, 
Wey Sho) is} OS 


14 321 
24 691 


- TOTAL - ILE-DU-PRINCE-EDOUARD 


14 
PAS) 


TERRE-NEUVE 


512 
370 


TURBINE A GAZ 


MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
PABRICANTS 
: KW 
1977 BREL 13800 54 000 
54 000 
1966 AEI 13800 14 150 
14 150 
1976 BREL 13800 54 000 
54 000 
122 150 
1975. BREL 13800 26 800 
26 800 
1974 BM 4160 7 290 
7 290 
1968 AE 13800 14 150 
14 150 
48 240 
170 390 
1971 EE 13800 14 850 
1973 JBE 13800 26 000 
40 850 
40 850 


4O 850 


GAS TURBINE 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 
MANUFACTURER CYCLE 
ANNEE ET CYCLE 
FABRICANTS 
NOVA SCOTIA - NOUVELLE-ECOSSE 
NOVA SCOTIA POWER CORP 
BUBNSIDE 1976 Pw $ 
1976 PW s 
LATITUDE 44 41 1976 PW s 
LONGITUDE 63 35 1976 PW s 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
TUSKET 1971 PW s 
LATITUDE 43 40 
LONGITUDE 66 00 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
VICTORIA JUNCTION 1975 Pw $ 
1976 PW Ss 
LATITUDE 46 09 
LONGITUDE 60 11 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
NEW BRUNSWICK - NOUVEAU-BRUNSWICK 
NEW BRUNSWICK ELECTRIC POWER COMM 
MONCTON 1971 PW s 
LATITUDE 46 10 
LONGITUDE 64 50 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
QUEBEC 
HYDRO QUEBEC 
CADILLAC 1976 CWES Ss 
1977 CWES iS 
LATITUDE 48 14 1977 CWES s 
LONGITUDE 78 23 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
CITIERE 1979 = Pw s 
1979 PW s 
LATITUDE 45 24 1979 PW s 
LONGITUDE 73 26 1980 PW s 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


INLET 
TEMPERATURE 


TEMPERATURE 
D* ADMISSION 


c 


COMBUSTIBLE 


732 


COMBUSTIBLE 


649 
649 


COMBUSTIBLE 


638 


COMBUSTIBLE 


741 
741 
741 


COMBUSTIBLE 


680 
680 
680 
680 


COMBUSTIBLE 
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PRESSURE 
RATIO 


RAPPORT 


DE PRESSION 


3.0/1 
3.0/1 
3.0/1 
3.0/1 


PRINCIPAL 


2.5/1 


PRINCIPAL 


3.0/1 
3.0/1 


PRINCIPAL 


NOVA SCOTIA - TOTAL - 
2.9/1 3 26 
PRINCIPAL - DIESEL 

NEW BRUNSWICK - TOTAL - 
1.1/1 2 52 
1.1/1 2 52 
eVA' 2 52 
PRINCIPAL - DIESEL 
ELVA 2 70 
1.4/1 2 70 
1.4/1 2 70 
14/1 2 70 
PRINCIPAL - DIESEL 
QUEBEC, TOTAL 


SHAFTS 


ARBRES 


WWW 


DIESEL 


DIESEL 


Ww 


- DIESEL 


-1 


33 
33 
33 
33 


24 


33 
33 


CAPACITY 
CAPACITE 
SEC 30 C 
KW KW 
500 22 700 
500 22 700 
500 22 700 
500 22 700 
300 20 000 
500 22° 700 
500 22 700 


NOUVELLE-ECOSSE 


667 21 500 


681 48 375 
681 48 375 
681 48 375 
202 56 437 
202 56 437 
202 56 437 
202 56 437 


NOUVEAU-BRUNSWICK 


TURBINE A GAZ 


MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1976 BREL 13800 30 000 
1976 BREL 13800 30 000 
1976 BREL 13800 30 000 
1976 BREL 13800 30 000 
120 000 
1971 BREL 13800 25 000 
25 000 
1975 BREL 13800 30 000 
1976 BREL 13800 30 000 
60 000 
205, 000 
205 000 
1971 BREL 13800 (ak 3) Ifa) 
es S$) tis) 
231 3715 
23835: 
1976 BREL 13800 54 000 
1977 BREL 13800 54 000 
AST. BREL 13800 54 000 
162 000 
1979 BBC 13800 50) 220 
a) E/S) BBC 13800 50 220 
1979 BBC 13800 50220: 
1980 BBC 13800 50 220 
200 880 
362 880 
362 880 


GAS TURBINE 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 
MANUFACTURER 
ANNEE ET 
FABRICANTS 

ONTARIO 

DOW CHEMICAL OF CANADA LTD 

SARNIA 1972 GE 
AQT2 GE 

LATITUDE 42 58 ROUT, BBC 

LONGITUDE 82 23 


PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 


ONTARIO HYDRO 


A W MANBY 1966 
1966 
LATITUDE 43 38 1966 
LONGITUDE 79 332 1966 
PRINCIPAL FUEL - LIGHT FUEL 
BRUCE A 1974 
1974 
LATITUDE 44 25 1975 
LONGITUDE 81 33 1976 
PRINCIPAL FUEL - LIGHT FUEL 
BRUCE B 1983 
1983 
LATITUDE 44 19 1983 
LONGITUDE 81 35 1983 
1983 
1983 
PRINCIPAL FUEL - LIGHT FUEL 
BRUCE HEAVY WATER 1977 
1977 
LATITUDE 44 25 1977 
LONGITUDE 81 33 
PRINCIPAL FUEL - LIGHT FUEL 
DETWEILER 1967 
1967 
LATITUDE 43 43 1968 
LONGITUDE 80 33 1968 
PRINCIPAL FUEL - LIGHT FUEL 
Jd CLARK KEITH 1967 
LATITUDE 42 17 
LONGITUDE 83 06 
PRINCIPAL FUEL - LIGHT FUEL 
LAKEVIEW 1967 
1967 
LATITUDE 43 34 1967 
LONGITUDE 73) 33 
PRINCIPAL FUEL - LIGHT FUEL 
LAMBTON 1967 
1968 
LATITUDE 42 48 1968 
LONGITUDE 82 26 
PRINCIPAL FUEL - LIGHT FUEL 


CWES 
CWES 
CWES 
CWES 


OIL 


GEE 
GEE 
GEE 
GEE 


OIL 


GEE 
GEE 
GEE 
GEE 
SOCE 
SOCE 


OIL 


GEE 


GEE 
GEE 


OIL 


CWES 
CWES 
CWES 
CWES 


OIL 


OREN 


OIL 


OREN 
OREN 
OREN 


OIL 


OREN 
OREN 
OREN 


OIL 


CYCLE 


CYCLE 


nnn 


NnWN NNNNNN ANNN NANNY 


NnNN 


nnn 


Nan 


INLET 

TEMPERATURE 
TEMPERATURE 
D' ADMISSION 


Cc 


COMBUSTIBLE 


788 
788 
788 
788 


COMBUSTIBLE 


593 
593 
593 
593) 


COMBUSTIBLE 


900 
900 
900 
900 
980 
980 


COMBUSTIBLE 


593 
O93 
DS 


COMBUSTIBLE 


788 
788 
788 
788 


COMBUSTIBLE 


610 


COMBUSTIBLE 


610 
610 
610 


COMBUSTIBLE 


610 
610 
610 


COMBUSTIBLE 
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PRESSURE 
RATIO SHAFTS CAPACITY 
RAPPORT ARBRES CAPACITE 
DE PRESSION =ilish, 5) 
KW 

9.8/1 1 70 700 50 
9.8/1 1 70 700 50 
11.071 1 Bt 125 63 
PRINCIPAL - GAZ NATUREL 

6.9/1 1 195259 15 
6.9/1 1 1259 15 
6.9/1 1 19E 259: 15 
6.9/1 1 9259) 15 
PRINCIPAL - MAZOUT LEGER 

10.371 2 14 025 11 
10.3/1 2 14 025 11 
10.371 2 14 025 11 
10.3/1 2 14 025 11 
PRINCIPAL - MAZOUT LEGER 

9.6/1 2 15 300 12 
9.6/1 2 15 300 12 
9.6/1 2 15 300 12 
9.6/1 2 15 300 12 
16.0/1 2 SES00 6 
16.0/1 2 9 500 6 
PRINCIPAL - MAZOUT LEGER 

10.371 2 Uoetidia 14 
10.371 2 15 111 14 
10.371 2 TS 14 
PRINCIPAL - MAZOUT LEGER 

6.9/1 1 ASEZ59 U5 
6.9/1 ‘| 119! 259 15 
6.9/1 1 Ue) ey) 15 
6.9/1 1 19) 259 15 
PRINCIPAL - MAZOUT LEGER 

5.5/1 2 1358 5 
PRINCIPAL - MAZOUT LEGER 

BEY Al 2 T 358 5 
5.5/1 2 T3583 5 
5.5/1 2 7-358 5 
PRINCIPAL - MAZOUT LEGER 

Daky Ail 2 1 358 5 
5.5/1 2 Te559 5 
5.5/1 2 75358 5 
PRINCIPAL - MAZOUT LEGER 


OTE 


KW 


052 
052 
250 


319 
319 
Sito 
319 


825 
825 
825 
825 


200 
200 
200 
200 
200 
200 


082 
082 
082 


319 
319 
319 
319 


751 


751 
751 
751 


751 
751 
751 


TURBINE A GAZ 


MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTORER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1972 GE 14400 54 400 
1972 GE 14400 54 400 
1977 EM 14400 127250 
181 050 
181 050 
1966 CWES 13800 16 320 
1966 CWES 13800 16 320 
1966 CWES 13800 16 53:20 
1966 CWES 13800 16 320 
65 280 
1974 EE 13800 UA (0) 
1974 EE 13800 12 160 
1975) EE 13800 12 160 
1976 EE 13800 12° 160 
48 640 
1983 CGE 13800 15 100 
1983 CGE 13800 15 100 
1983 CGE 13800 15 100 
1983 CGE 13800 15 100 
1983 BBC 4160 5 000 
1983 BBC 4160 5 000 
70 400 
1977 EE 13800 11 000 
1977 EE 13800 11 000 
1977 EE 13800 11 000 
33 000 
1967 CWES 13800 16 320 
1967 CWES 13800 16 320 
1968 CWES 13800 16 320 
1968 CWES 13800 16> 3:20 
65 280 
1967 BREL 2400 7 500 
7 500 
1967 BREL 4160 7 500 
1967 BREL 4160 7 500 
1967 BREL 4160 7 500 
22 500 
1967 BREL 4160 TS 00 
1968 BREL 4160 7 500 
1968 BREL 4160 7 500 
22 509 


GAS TURBINE 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 
MANUFACTURER 
ANNEE ET 
FABRICANTS 
LENNOX 1976 SOCE 
1976 SOCE 
LATITUDE 44 11 
LONGITUDE 76 47 
PRINCIPAL FUEL - LIGHT FUEL OIL 
NANTICOKE 1971 OREN 
1971 OREN 
LATITUDE 43 34 1971 OREN 
LONGITUDE 7933, 
PRINCIPAL FUEL - LIGHT FUEL OIL 
PICKERING A 1970 OREN 
1970 OREN 
LATITUDE 43 50 1970 OREN 
LONGITUDE 79 02 1972 OREN 
1972 OREN 
1973) OREN 
PRINCIPAL FUEL - LIGHT FUEL OIL 
PICKERING B 1982 OREN 
1982 OREN 
LATITUDE 43 50 1982 OREN 
LONGITUDE 79733 1982 SOCE 
1982 SOCE 
PRINCIPAL FUEL - LIGHT FUEL OIL 
RICHARD L HEARN 1967 OREN 
1967 OREN 
LATITUDE 43 39 1967 OREN 
LONGITUDE 79 20 
PRINCIPAL FUEL - LIGHT FUEL OIL 
SARNIA-SCOTT 1966 CGE 
1966 CGE 
LATITUDE 42 56 1966 CWES 
LONGITUDE 82 26 1966 CWES 
PRINCIPAL FUEL - LIGHT FUEL OIL 
THUNDER BAY 1968 AEI 
1968 AEI 
LATITUDE 48 22 
LONGITUDE 89 13 
PRINCIPAL FUEL - LIGHT FUEL OIL 
MANITOBA 
MANITOBA HYDRO 
SELKIRK 1967 PW 
1968 PW 
LATITUDE 50 09 
LONGITUDE 96 52 


PRINCIPAL FUEL - AVIATION TURBO FUEL 


CYCLE 


CYCLE 


nnn ANNAN NNNANNnNN nnn n 


NNNnNMN 


nn 


nn 


INLET 
TEMPERATURE 


TEMPERATURE 
D' ADMISSION 


COMBUSTIBLE 


610 
610 
610 


COMBUSTIBLE 


610 
610 
610 
610 
610 
610 


COMBUSTIBLE 
610 
610 
610 
610 
610 


COMBUSTIBLE 


COMBUSTIBLE 


761 

761 

788 

788 
COMBUSTIBLE 


629 
629 


COMBUSTIBLE 


571 
571 


COMBUSTIBLE 
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PRESSURE 
RATIO SHAFTS CAPACITY 
RAPPORT ARBRES CAPACITE 
DE PRESSION ite te 30 C 
KW KW 
Oreo 1 Sf 2S) 2 741 
S271 1 35259) 2 en 
PRINCIPAL - MAZOUT LEGER 
5.0/1 2 i358 Sao 
Dovel 2 7 358 5754 
5.5/1 2 J 358 3/5)! 
PRINCIPAL - MAZOUT LEGER 
5.0/1 72 7 407 5 375 
5.0/1 2 7 407 5375 
5.071 2 7 4O7 55375 
5.0/1 2 7 407 5.375 
5.0/1 72 7 407 5 S75 
5.0/1 2 7 4O7 5 375 
PRINCIPAL - MAZOUT LEGER 
5.0/1 2 7 4O7 By A7/5) 
5.0/1 2 7 4O7 5 7375 
5.0/1 2 7 407 Sy SiR/s) 
9.2/1 1 BaZoo 2 741 
9.2/1 1 BEZ59 2 741 
PRINCIPAL = MAZOUT LEGER 
5.5/1 2 7 358 By ey 
Saft 2 T3558 5° 751 
5.5/1 2 tT 358 5-75 
PRINCIPAL - MAZOUT LEGER 
6.0/1 1 14 123 13) 115 
6.0/1 1 14 123 13° 115 
6.9/1 1 9259 15° 3:18 
6.9/1 1 oN 259 15 318 
PRINCIPAL - MAZOUT LEGER 
10.071 2 14 439 At 825 
10.071 2 14 439 11 825 
PRINCIPAL - MAZOUT LEGER 
ONTARIO, TOTAL 
2.471 2 T2909 AOM22 
2-4/1 # 12 109 10 212 


PRINCIPAL - CARBUREACTEUR 


MANITOBA, TOTAL 


TURBINE A GAZ 


MAIN GENERATORS 


GENERATEORS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1976 EM 4160 2 500 
1976 EM 4160 2 500 
5 000 
US74 BREL 4160 7 500 
1971 BREL 4160 7 500 
1971 BREL 4160 7 500 
22 500 
1970 BREL 4160 7 500 
1970 BREL 4160 7 500 
1970 BREL 4160 7 500 
S72 BREL 4160 7 500 
1972 BREL 4160 7 500 
1973 BREL 4160 7 500 
45 000 
1982 BREL 4160 7 500 
1982 BREL 4160 T3500 
1982 BREL 4160 7 500 
1982 BBC 4160 2 500 
1982 BBC 4160 2 500 
27 500 
1967 BREL 4160 7 500 
1967 BREL 4160 7 500 
1967 BREL 4160 7 500 
22 500 
1966 CGE 13800 15 000 
1966 CGE 13800 15 000 
1966 CWES 13800 16 320 
1966 CWES 13800 16 320 
62 640 
1968 AET 4160 14 150 
1968 AEI 4160 14 150 
28 300 
548 540 
129 59:0 
1967 BBC 4160 11 900 
1968 BBC 4160 11 900 
23 800 
23 800 
23 800 


GAS TURBINE 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 
MANUFACTURER CYCLE 
ANNEE ET CYCLE 
FABRICANTS 
SASKATCHEWAN 
SASKATCHEWAN POWER CORP 
LANDIS 1975 TUORB s 
LATITUDE S2aIs 
LONGITUDE 108 24 
PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 
SUCCESS 1967 PW s 
1967 PW s 
LATITUDE 50 26 1968 Pw s 
LONGITUDE 108 17 
PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 
ALBERTA 
A EC POWER LTD 
MILDRED LAKE 1977 CGE s 
1977 CGE Ss 
LATITUDE 57 02 
LONGITUDE 111 36 
PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 
ALBERTA POWER LTD 
FORT MCMURRAY LIAS ALSN s 
LATITUDE 56 44 
LONGITUDE did23 
PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 
JASPER 1975 ALSN s 
LATITUDE D2 53 
LONGITUDE 118 05 
PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 
RAINBOW 1968 CWES s 
1970 BBC s 
LATITUDE 58 30 
LONGITUDE iY Xo) 
PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 
SIMONETTE 1966 BBC Ss 
LATITUDE 54 27 
LONGITUDE 118 17 
PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 
STURGEON 1958 BBC Ss 
1961 BBC s 
LATITUDE 55 04 
LONGITUDE autre alts 
PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 


INLET 
TEMPERATURE 


TEMPERATURE 
D' ADMISSION 


c 


985 


COMBUSTIBLE 


621 
621 
621 


COMBUSTIBLE 


15 
15 


COMBUSTIBLE 


954 


COMBUSTIBLE 


954 


COMBUSTIBLE 


RiSies 
791 


COMBUSTIBLE 


732 


COMBUSTIBLE 


629 
629 


COMBUSTIBLE 


- 130 - 


PRESSURE 
RATIO SHAFTS 
RAPPORT ARBRES 


DE PRESSION 


10.071 1 


PRINCIPAL - GAZ 


2.7/1 
Zelfia 
2.7/1 


NNN 


PRINCIPAL —- GAZ 


SASKATCHEWAN, TO 


11.0/1 1 
11.0/1 1 
PRINCIPAL - GAZ 
9.0/1 1 
PRINCIPAL - GAZ 
9.0/1 1 
PRINCIPAL - GAZ 
6.0/1 1 
7.8/1 1 
PRINCIPAL - GAZ 
6.0/1 1 
PRINCIPAL - GAZ 
4.7/1 1 
4.7/1 1 
PRINCIPAL - GAZ 


30 


CAPACITY 
CAPACITE 
102 1G 
KW 

70 728 60 
NATUREL 

14 815 10 

14 815 10 

14 815 10 
NATUREL 
TAL 

27 654 ae 

27 654 22 
NATOREL 

3388 2 
NATUREL 

3 388 2 
NATUREL 

27 654 PD 

38 716 25 
NATUREL 

19753 15 
NATUREL 

9 876 U 

89395 6 
NATOREL 


Cc 


KW 


200 


212 
212 
212 


145 
145 


784 


784 


7/5) 


262 


910 


525 
450 


TURBINE A GAZ 
MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FPABRICANTS 
KW 
1975 EM 13800 68 400 
68 400 
1967 SGE 13800 11 840 
1967 SGE 13800 11 840 
1968 SGE 13800 11 840 
Bao 20 
1:03)592'0 
1103 92:0 
US /t/ CGE 13800 28 000 
1977 CGE 13800 28 000 
56 000 
56 000 
1975 IE 4160 3 300 
3 300 
1975 IE 4160 3 300 
3' 3.010 
1968 CWES 13800 27 500 
1970 BBC 14400 46 400 
73 990 
1966 BBC 14400 18 800 
18 800 
1958 BBC 14400 10 000 
1961 BBC 4160 7 500 
17 500 


116 800 


GAS TURBINE 


DOW CHEMICAL CANAD 
POWER PLANT 


LATITUDE 
LONGITUDE 


53 4 
143 1 


PRINCIPAL FUEL - 


EDMONTON POWER 


ROSSDALE 
LATITUDE 53)53) 
LONGITUDE i) 7 


PRINCIPAL FUEL - 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 
MANUPACTURER 
ANNEE ET 
FABRICANTS 

A INC 
1979 GE 
1979 GE 

3 

3 


NATURAL GAS 


1958 
1959 
5 
8 


NATURAL GAS 


MEDICINE HAT CITY OF 
MEDICINE HAT ITS 
1979 
LATITUDE 50 03 1979 
LONGITUDE 110 40 


PRINCIPAL FUEL - 


SHERRITT-GORDON MI 
FORT SASKATCHEWAN 


LATITUDE 
LONGITUDE 


53 4 
113 1 


PRINCIPAL FUEL - 


BRITISH COLUMBIA - COLOMBIE~BRITANNIQUE 


NATURAL GAS 


NES LTD 
1981 

3 

3 


NATURAL GAS 


BBC 
BBC 


SOCE 


BRITISH COLUMBIA HYDRO & POWER AUTH 


FORT NELSON 


1966 
1975 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - 


GEORGIA 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - 


GOLDEN 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - 


58 49 
122 33 


48 55 
123 43 


DIESEL 


51 18 
116 58 


NATURAL GAS 


1958 
1958 
1959 
1959 


1967 


OREN 
DD 


CGE 
CGE 
CGE 
CGE 


OREN 


LIGHT FUEL OIL 


CYCLE 


CYCLE 


Ss 


an 


MNnNNN 


INLET 
TEMPERATURE 


TEMPERATURE 
D* ADMISSION 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


621 
621 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


788 
17 
17 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


649 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


760 
971 


COMBUSTIBLE 


938 
938 
938 
938 


COMBUSTIBLE 


760 
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PRESSURE 
RATIO 


RAPPORT 


DE PRESSION 


10.071 
10.071 


16.0/1 
16.0/1 


6.9/1 


10.0/1 


ALBERTA, 


3.4/1 
8.5/1 


PRINCIPAL 


8.0/1 
8.0/1 
8.0/1 
8.0/1 


PRINCIPAL 


3.4/1 


SHAFTS CAPACITY 
ARBRES CAPACITE 
—H}tsh Ce 30 Cc 
KW KW 
1 75 061 64 500 
1 75 061 64 500 
- GAZ NATUREL 
2 29 629 21 500 
2 742) (op hs) 21 500 
- GAZ NATUREL 
1 195259. 16 050 
42 469 295025 
42 469 298025 
- GAZ NATOREL 
1 39259 2 902 
- GAZ NATUREL 
TOTAL 
2 6 420 Sisii5 
1 3 160 PA USS 
- GAZ NATUREL 
1 23 467 17 737 
1 23 467 uh TASH 
1 225293) 16 340 
1 220293 16 340 
- DIESEL 
2 7 407 by SIS) 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - MAZOUT LEGER 


TURBINE A GAZ 


MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 


MANUFACTURER 


ANNEE ET 
PABRICANTS 
979 GE 
1979 GE 
1958 BBC 
1959 BBC 
1975 WEST 
1979 WEST 
1979 WEST 
1981 IE 
1966 GE 
1975 EM 
1958 CGE 
1958 CGE 
1959 CGE 
1959 CGE 
1967 BREL 


VOLTS 


VOLTS 


14400 
14400 


13800 
13800 


13800 
13800 
13800 


4160 


12500 
2400 


13800 
13800 
13800 
13800 


12500 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


99 500 
99 500 


199 000 


199 000 


30 000 
30 000 


60 000 
€0 000 
19 500 


35 000 
35 000 


89 500 


89 500 


2 800 


2 800 
2 800 


524 100 


5 000 
000 


Ww 


8 000 


Ue pfsya) 
US) TSM) 
18 000 
18 000 


75 500 


5 000 


5 000 


- 132 - 


GAS TURBINE TURBINE A GAZ 
MAIN TURBINES MAIN GENERATORS 
TURBINES PRINCIPALES GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND INLET PRESSURE YEAR AND 
MANUFACTURER CYCLE TEMPERATURE RATIO SHAFTS CAPACITY MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET CYCLE TEMPERATURE RAPPORT ARBRES CAPACITE ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
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INTRODUCTION 


The survey for this publication was 
conducted by Statistics Canada with the co- 
operation of the Canadian Electrical Asso- 
ciation and various federal government 
departments. It endeavours to provide a 
detailed listing of prime movers and gener- 
ating equipment installed as of December 31, 
1984. Survey coverage is limited to those 
utilities and companies which have at least 
one plant with a total generating capacity 
of over 500 kW and is exclusive of auxiliary 
equipment installed only for qenerating 
station service. 


Plants operated by each utility or com- 
pany are listed alphabetically while the 
components therein (e.q., prime mover, 
generators, etc.) are listed in _ their 
chronological sequence. Thus any line of 
data read across the page may not relate to 
a single operating entity. This is particu- 
larly true of the section on steam equip- 
ment. 


Between the two World Wars, three edi- 
tions of a “Directory of Central Electric 
Stations" were produced by the Dominion 
Water Power and Reclamation Service of the 
Department of the Interior in collaboration 
with the Dominion Bureau of Statistics. In 
this directory, both the equipment and the 
service provided by electric utilities and 
companies which sold part of their genera- 
tion were described in considerable detail 
but no information was provided on indus- 
trial plants which produced electric energy 
solely for own use. Also, no information 
was obtain from plants located in what is 
now the province of Newfoundland. The last 
of these directories was published in 1928, 
although a supplement was issued in 1936. 


In 1937, the Dominion Bureau of Statis- 
tics produced a mimeographed list of "Power 
Plants of Large Central Electric Stations". 
This list qrouped hydro and thermal plants 
by province and company showing their total 
horsepower capacity and precise qeoqraphic 
location. 


Previous reports’ titled Inventory of 
Prime Mover and Electric Generating Equip- 
ment were published for 1958, 1961, 1966 and 
1969. Beginning with the 1971 edition, this 
report is published on an annual basis. 


L'enquéte qui a servi & cette publication a 
été effectuée par Statistique Canada avec la 
collaboration de _  1'Association canadienne de 
l'électricité et divers ministéres fédéraux. On 
s'applique a fournir une liste détaillée des 
moteurs primaires et des qénérateurs électriques 
installés au 31 décembre 1984. La couverture de 
l'enquéte se limite aux services d'utilité et aux 
sociétés ayant au moins une centrale dont la 
puissance qgénératrice totale dépasse 500 kW et ne 
comprend pas le matériel auxiliaire installé 
exclusivement au profit des centrales généra- 
trices. 


Les centrales exploitées par les divers servi- 
ces d'utilité et les diverses sociétés figurent 
dans l'ordre alphabétique, alors que leurs com- 
posantes (moteurs primaires, qgénérateurs, etc.) 
figurent en ordre chronologique. Conséquemment, 
les statistiques tirées d'une liqne dans une paqe 
de cette publication ne sont pas nécessairement 
relié & la m@me unité de nroduction. feci vaut 
particuliérement pour la section sur 1'équipement 
des centrales thermique 4 vapeur. 


Entre les deux guerres mondiales, trois édi- 
tions d'un "Répertoire des centrales électriques" 
ont été publiées par le service fédéral responsa- 
ble de 1l'énergie hydro-électrique au ministére de 
l'Intérieur, en collaboration avec le Bureau 
fédéral de la statistique. Ce répertoire décri- 
vait d'une maniére trés détaillée le matériel des 
services d'utilité et des compaqnies qui ven- 
daient une partie de l'énergie qu'elles produi- 
saient, de m@me aque les services assurés par 
ces entreprises. Cependant il ne comportait 
aucun renseignement au sujet des_ centrales 
industrielles qui produisaient de 1l'électricité 
pour leur usage exclusif. Aucun renseignement ne 
parvenait de ce qui est devenu la province de 
Terre-Neuve. le dernier de ces répertoires a 
paru en 1928, bien qu'un supplément a été publié 
en 1936. 


En 1937, le Bureau fédéral de la statistique a 
établi une liste polycopiée qui énumérait les 
"usines productrices des grandes centrales élec- 
triques". Lette liste qroupait les centrales 
hydro-électriques et thermiques par province et 
par société, et indiquait leur capacité totale de 
production en cheval vapeur ainsi que leur empla- 
cement exact. 


Auparavant, sous le titre Inventory of Prime 
Mover and Flectric Generating Equipment des 
publications hors série ont paru en 1958, 1961, 
1966 et 1969. fommengant avec 1l'édition de 1971, 


x 


ce rapport est publié & chaque année. 
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REVIEW OF SURVEY RESULTS 


Total installed generating capacity in Canada as of December 


31, 1984 was 95 224 239 kW, an increase of 6.4% over the 
89 527 305 kW recorded a year earlier. 


Changes Involving Generating Capacity were as Follows 


REVUE DES RESULTATS DE L'ENQUETE 


En date du 31 décembre 1984, la puissance génératrice installée au 
Canada totalisait 95 224 239 kW, soit 6.4% de plus que les 89 527 305 kW 
enregistrés un an auparavant,. 


Les changements concernant la capacité des générateurs était comme suit 


Hydro kW 
New Brunswick - Nouveau- EDMUNDSTON CORP. OF Green River Capacity change - Changement de capacité +2 ,000 
Brunswick 
Québec HYDRO QUEBEC Beauharnois Capacity change - Changement de capacité +140 250 
Grand-mére Capacity change - Changement de capacité +1 500 
EG: Capacity change - Changement de capacité +384 000 
LG4 New plant - Nouvelle centrale +1 767 000 
Paugan Capacity change - Changement de capacité -17 350 
Rapide des Quinze Capacity change - Changement de capacité +200 
Shawinigan #3 Capacity change - Changement de capacité +14 600 
Trenche Capacity change - Changement de capacité +2 300 
Ontario E.B. EDDY FOREST PRODUCTS LTD. Espanola Capacity change - Changement de capacité -800 
GANANOQUE LIGHT & POWER LTD. Washburn New plant - Nouvelle centrale +150 
GREAT LAKES FOREST PRODUCTS LTD. Dr yden Capacity change - Changement de capacité -600 
British Columbia - Colombie- BRITISH COLUMBIA HYDRO & POWER Revelstoke New plant - Nouvelle centrale +1 382 250 
Britannique AUTH. 
TOTAL +3 675 500 
Steam - Vapeur kW 
Newfoundland - Terre Neuve PUBLIC WORKS CANADA Goose Bay Capacity change - Changement de capacité +2 000 
wore Scotia - Nouvelle- NOVA SCOTIA POWER CORP. Lingan Capacity change - Changement de capacité +158 200 
cosse 
Point Tupper Capacity change - Changement de capacité -1 990 
New Brunswick - Nouveau- NBIP FOREST PRODUCTS INC. Dalhousie Capacity change - Changement de capacité -8 000 
Brunswick 
Québec DOMINION TEXTILE CO. LTD. Magog Plant closed - Centrale fermée -2 000 
Ontario E.B. EDDY FOREST PRODUCTS LTD. Ottawa Plant closed - Centrale fermée -2 500 
ONTARIO HYDRO Bruce A Capacity change - Changement de capacité +104 000 
Bruce B New plant - Nouvelle centrale +845 000 
Pickering A Capacity change - Changement de capacité +8 000 
Pickering B Capacity change - Changement de capacité +1 080 000 
Rolphton Capacity change - Changement de capacité +5 000 
TRICIL Swaru New plant - Nouvelle centrale +4 573 
Alberta ALBERTA HOSPITAL - EDMONTON Edmonton Capacity change - Changement de capacité -500 
BUILDING SERVICE - ALTA HOSPITAL Ponoka Hospital Capacity change - Changement de capacité +315 
EDMONTON POWER Rossdale Capacity change - Changement de capacité -15 000 
British Columbia - Colombie- MACMILLAN BLOEDEL LTD. Canadian White Pine Plant closed - Centrale fermée -4000 
Britannique 
SCOTT PAPER LTD. New Westminster Plant closed - Centrale fermée -470 
TOTAL +2 172 628 


Changes Involving Generating Capacity were as Follows - Continued 


Les changements concernant la capacité des générateurs était comme suit - suite 


Internal combustion - Combustion interne 


Newfoundland - Terre-Neuve 


Québec 


Ontario 


Manitoba 


Saskatchewan 


Alberta 


British Columbia - Colombie- 
Britannique 


Yukon 


IRON ORE COMPANY OF CANADA 


NEWFOUNDLAND & LABRADOR HYDRO 


HYDRO QUEBEC 


SOCIETE D'ENERGIE DE LA BAIE 
JAMES 


GANANOQUE LIGHT & POWER LTD. 


MANITOBA HYDRO 


NORTH SASK ELECTRIC LTD. 


ALBERTA POWER LTD. 


AMOCO CANADA PETROLEUM CO. LTD. 


CITY OF CALGARY 


BRITISH COLUMBIA HYDRO & POWER 
AUTH. 


CANADIAN FOREST PRODUCTS LTD. 
NORTHERN CANADA POWER CO. 


YUKON ELECTRIC CO. LTD. 


Labrador City 
Fogo 

Hopedale 
L'Anse Au Loup 
Pond Cove 


St. Brendans 


Akulivik 
Aupaluk 
Blane Sablon 
fle-Aux-Grues 
Inuk juak 
Kangirsuk 
Parent 

Port Menier 
Poyungnituk 
Quaqtaq 
Salluit 
Brisay 
Fontange 

Lac Pau 
Station 6 


Berens River 


New plant - Nouvelle centrale 

Capacity change - Changement de 
Capacity change - Changement de 
Capacity change - Changement de 
Capacity change - Changement de 


Capacity change - Changement de 


Capacity change - Changement de 
Capacity change - Changement de 
Capacity change - Changement de 
Capacity change - Changement de 
Capacity change - Changement de 
Capacity change - Changement de 
Capacity change - Changement de 
Capacity change - Changement de 
Capacity change - Changement de 
Capacity change - Changement de 
Capacity change - Changement de 
Plant closed - Centrale fermée 

Plant closed - Centrale fermée 

Plant closed - Centrale fermée 

Capacity change - Changement de 


Plant closed - Centrale fermée 


Little Grand Rapids 
Pukat awagan 


Brabant Lake 


Capacity change - Changement de 


Capacity change 


Capacity Change 


Changement de 


Changement de 


Fond Du Lac 
Kinoosao 
Pinehouse 
Wallaston 
Chipewyan Lake 
Fort Chipewyan 
Fort McMurray 
Jasper 
Marianna Lake 
South Wapiti 
Calgary 

Bella Coola 
Boston Bar 
Golden 
Kitkatla 
Masset 
McBride 
Revelstoke 
Stewart 
Telegraph Creek 


Englewood 


Johnsons Crossing 


Old Crow 


Watson Lake 


Capacity Change - Changement de 
Capacity change - Changement de 
Plant closed - Centrale fermée 

Capacity change - Changement de 
Capacity change - Changement de 
Capacity change - Changement de 
Capacity change - Changement de 
Capacity change - Changement de 
Capacity change - Changement de 
New plant - Nouvelle centrale 

Capacity change - Changement de 
Capacity change - Changement de 
Capacity change - Changement de 
Plant closed - Centrale fermée 

New plant - Nouvelle centrale 

Capacity change - Changement de 
Plant closed - Centrale fermée 

Plant closed - Centrale fermée 
Capacity change - Changement de 
Capacity change - Changement de 
Capacity change - Changement de 
Capacity change - Changement de 
Capacity change - Changement de 


Capacity change - Changement de 


capacité 
capacité 
capacité 
capacité 


capacité 


capacité 
capacité 
capacité 
capacité 
capacité 
capacité 
capacité 
capacité 
capacité 
capacité 


capacité 


capacité 


capacité 
capacité 
capacité 
capacité 


capacité 


capacité 
capacité 
capacité 
capacité 
capacité 


capacité 


capacité 
capacité 


capacité 


capacité 


capacité 
capacité 
capacité 
capacité 
capacité 


capacité 


Changes Involving Generating Capacity were as Follows - Concluded 


Les changements concernant la capacité des générateurs était comme suit - fin 


Internal combustion - Concluded - Combustion interne - fin 


Northwest Territories - NORTHERN CANADA POWER CO. 


Territoires du Nord-Ouest 


Aklavik 
Cambridge Bay 
Cape Dorset 
Coral Harbour 
Fort Franklin 
Fort Liard 
Gjoa Haven 
Holman Island 
Inuvik 
Paulatuk 
Pelly Bay 

Rae Lakes 
Repulse Bay 
Wrigley 
NORTHLAND UTILITIES (NWT) LTD. Dory Point 

Fort Providence 


Hay River 


Gas turbine - Turbine a gaz 


Ontario ONTARIO HYDRO Pickering B 
Saskatchewan SASKATCHEWAN POWER CORP. Meadow Lake 
British Columbia - Colombie- BRITISH COLUMBIA HYDRO AND Georgia 
Britannique POWER AUTH. 
Golden 
Port Mann 
Revelstoke 


Capacity change 
Capacity change 
Capacity change 
Capacity change 
Capacity change 
Capacity change 
Capacity change 
Capacity change 
Capacity change 
Capacity change 
Capacity change 
Capacity change 
Capacity change 
Capacity change 
Capacity change 
Capacity change 
Capacity change 


TOTAL 


Capacity change 
New plant - Nou 
Plant closed - 
Plant closed - 
Plant closed - 
Plant closed - 


TOTAL 


velle centrale 


Centrale fermée 


Centrale fermée 


Centrale fermée 


kW 
- Changement de capacité +200 
- Changement de capacité -350 
- Changement de capacité +100 
- Changement de capacité -650 
- Changement de capacité -100 
- Changement de capacité +285 
- Changement de capacité +650 
- Changement de capacité +225 
- Changement de capacité +2 800 
- Changement de capacité -40 
- Changement de capacité -580 
- Changement de capacité +100 
- Changement de capacité +185 
- Changement de capacité +55 
- Changement de capacité -165 
- Changement de capacité -275 
- Changement de capacité -650 
-15 194 

kW 
- Changement de capacité -1 500 
+51 000 
-75 500 
-5,000 
-100 000 
-5 000 


Centrale fermée 


-136 000 


The following plants, although included as part of generating capacity, are either in "Reserve Shutdown" (the removal of 
unit(s) from service for economy or similar reasons) or "Qut-of-service" (unit(s) not operational subject to major repairs). 
In both cases, they are usually unavailable for longer than one year. 


Les centrales suivantes, méme si elles sont incorporées dans le total de la capacité de production, constituent soit des 
centrales fermée pour des raisons d'économie ou d'autres raisons mais qui sont conservées &4 titre de réserve, soit des cen- 


trales hors d'usage qui ne sont pas opérationnelles 4 cause de réparations majeures. Dans les deux cas, ces centrales ne 
peuvent 6tre utilisées pour au moins un an. 


kW 
NOVA SCOTIA POWER Lower Water Street (Steam) | 165 000 
ATOMIC ENERGY OF CANADA LTD. Douglas Point (Steam) 220 000 
Gentilly 1 (Steam) 266 400 
ONTARIO HYDRO A.W. Manby (Gas turbine) 65 280 
Detweiler (Gas turbine) 65 280 
J. Clark Keith (Gas turbine) 7 500 
J. Clark Keith (Steam) 264 000 
Lennox (Steam) 2 295 000 
Lennox (Gas turbine) 5 000 
Richard L. Hearn (Steam) 1 200 O00 
Richard L. Hearn (Gas turbine) 22 500 
Sarnia Scott (Gas turbine) 62 640 
SASKATCHEWAN POWER CORP. A.L. Cole (Steam) 105 000 


TOTAL 4 743 600 


HEADING EXPLANATIONS AND NOTES 


All Equipment 


Plant name. Where the plant has no official 
name, a name (usually the same as its loca- 
tion) has been assigned. 


Latitude and longitude. In degrees and mi- 
nutes. 


Year. Year of installation. 


Manufacturer. See codes. 


Hydro 


Water supply. Name of lake, creek, river or 
reservoir. 


Operating head. Given in metres, the ave- 
rage annual maximum, minimum and normal. 


Average annual flow. Expressed in cubic 
metres per second. 


Runner. See codes. 
RPM. Revolutions per minute. 
Head. Design head given in metres. 


Turbine capacity. Given in kilowatt. 


Steam 

Steam. Steam conditions expressed in kilo- 
pascal and degrees Celsius: steam production 
expressed in megagram per hour. 


Type. See codes. 


Throttle. Throttle conditions in kilopascal 
and degrees Celsius. 

RPM. Revolutions per minute. 
continuous kilowatt 


Capacity. Maximum 


rating. 
Internal Combustion 
Type. See codes. 


RPM. Revolutions per minute. 


Gas Turbine 
Cycle. See codes. 
Shafts. Number of shafts. 


Capacity. Kilowatt capacity at ambient tem- 
peratures of -18° and 30° Celsius. 


EXPLICATION DES TITRES ET DES NOTES 


Tout genre 


Nom de la centrale. Lorsque la centrale n'a pas 
de nom officiel, on lui a affecté un nom (le plus 
souvent, celui de l'emplacement). 


Latitude et longitude. En degrés et minutes. 


Année. Année d'installation. 


Fabricants. Voir codes. 


Hydro 


Source hydraulique. Nom du ruisseau, du fleuve, 
de la riviére ou du réservoir. 


Hauteur de chute. En métres, moyenne annuelle 
maximum, minimum et normale. 


Débit annuel moyen. En métres cubes par seconde. 


Turbine. Voir codes. 
T/MN. Nombre de tours 4 la minute. 
Chute. Hauteur théorique de chute, en métres. 


Capacité de turbine. Donnée en kilowatt. 


Vapeur 


Vapeur. Pression dynamique de la vapeur en kilo- 
pascal et température en degrés Celsius: produc- 
tion de vapeur en megagramme par heure. 


Type. Voir codes. 


Soupage. Pression dynamique a la soupage en 
kilopascal et température en degrés Celsius. 


T/MN. Nombre de tours a la minute. 

Capacité. Puissance nominale maximum continue en 
kilowatts. 

Combustion interne 

Type. Voir codes. 


T/MN. Nombre de tours &a la minute. 


Turbine @ gaz 


Cycle. Voir codes. 
Arbres. Nombre d'arbres. 


Capacité. Puissances en kilowatt et aux tempéra- 
tures ambiantes de -18° et de 30° Celsius. 


EQUIPMENT MANUFACTURERS - FABRICANTS D* EQUIPMENT 


ALLIS CHALMERS 

ALLIS CHALMERS BULLOCK 

ASSOCIATED ELECTRICAL INDUSTRIES 
AND CANADIAN GENERAL ELECTRIO 

ASSOCIATED ELECTRICAL INDUSTRIES 

AMME, GIESECHE AND KONEGEN 

ATLAS IMPERIAL 

AMERICAN LOCOMOTIVE 

W.H. ALLEN AND SONS 

ALKO 

ALLISON 

AMERICAN MOTORS 

AMES 

ANDERSON 

ANGUS 

ALSTHOM NEYRPIC MARINE LTD 

ANSALDO 

ASEA 

ALSTHOM SAVOISINE, MARINE INDUSTRIES 

ATLAS 

ARMSTRONG WHITWORTH 


S. BARBER 

BROWN BOVERI CANADA LTD 
BURKE ELECTRIC 

BEMAC 

BESSEMER 

BARBER HYDRAULIC TURBINE CO. 
BLACKSTONE 

BALDWIN 

BELLIS AND MORCOM 

BOVING 

BRUCE PEEBLES 

BRUSH ELECTRIC 

BRITISH THOMSON HOUSTON 
BUDA 

BABCOCK - WILCOX 

BABCOCK - WILCOX AND GOLDIE MCCULLOCH 


CANADIAN ALLIS - CHALMERS 
CAM INDUSTRIES 

CANRON 

CATERPILLAR 

COOPER BESSEMER 

CHARLES BARBER 

CANACLIAN CROCKER WHEELER 
COMBUSTION ENGINEERING 
CEGELEC 

CENTURY 

CANADIAN FAIRBANKS MORSE 
CANADIAN GENERAL ELECTRIC 
CHICAGO PNEUMATIC 
CANADIAN INGERSOLL RAND 
CLEAVER BROOKS 

CLEVELAND 

CLIMAX 

CUMMINS ONAN 

CCLUMBIA ELECTRIC 
COMPTON PARKINSON 
CROSSELEY BROTHERS 

WoM. CRAMP 

CROCKER WHEELER 

CUMMINS ENGINE 


» CURTIS 


CANADIAN VICKERS 
CANADIAN WESTINGHOUSE 


DALE ELECTRIC 

DOMENION BRIDGE 

DOMINION BREDGE-SULSER L.TD 
DOBLE —- CALEDONIA IRON WORKS 
DETKOIT DIES Eb 

DELCO 

DEUTZ 

DOMINION ENGINEERING WORKS 
DICK - KEBR 

DORMAN 

DELAVAL STEAM TURBINE 
DOMINION TURBINE 


ELECTRIC CONSTRUCTION 
ERIE CITY IRON WORKS 
ENGLISH ELECTRIC 


UZ = 


ENGLISH ELECTRIC OF CANADA 
ENTERPRISE ENGINE AND FOUNDRY 
ELLIOT 

ELECTRO MOTORS 

ELECTRIC PRODUCTS 

ELECTRIC MACHINERY 

EDGE MOOR IRON 

E.M. SYNCHRONDUS 

ENGLER ELECTRIC 


FRASER AND CHALMERS 
FORENADE ELECTRIKA 
FAIRBANKS MORSE 
F.M. MCLAREN 
FINNING TRACTOR 
FUJI 

FOSTER WHEELER 

F.W. PACKAGE 


GABRIEL 

GENERAL DIESEL 

GENERAL ELECTRIC 
GENERAL ELECTRIC OF ENGLAND 
GILBERT, GILKES, GORDON 
GUTE HOFFNUNGSHUTTE 
GIGGS 

GARBE LACKMEYER 

GENERAL MOTORS 

GRANDI MOTORI TRIESTE 
GOLDIE MCCULLOCH 
GOTAVERKEN 


HAUS ALLIS 

HAMILTON 

HARLAND 

HERCULES 

HITACHI LTD 

HOLYOKE 

HOUCHIN 

J. HOWDEN 

HOWDEN PARSONS 

HAWKER - SIDDELEY - BRUSH INTERNATIONAL 


IDEAL ELECTRIC 

INTERNATIONAL GENERAL ELECTRIC 
INTERNATIONAL HARVESTER 
IMPERIAL ELECTRIC CO. 

I.P. MORRIS 

INGERSOLL RAND 


JOHN BROWN ENGINEERING CO. LTD 
JOHN INGLIS 

JAMES LEFFEL 

JENKES MACHINE 

J... VOITH 

A. JOHNSON 

JOHN THOMPSON LEOKAND 


KATO ENGINEERING 

KERR 

K. MAJOR (HAWKER SIDDLEY) 
KARLSTADS MEKANISKA WERKSTAD 
KOHLER 


LOUIS ALLIS 

LEFFEL - ALLIS CHALMERS 
LASALLE 

LISTER BLACKSTONE 
LANCASHIRE DYNAMO AND MOTOR 
LEFFEL 

LEITTEL 

E. LEONARD 

LIMA 

LISTER 

LENINGRAD METAL WORKS 
LAWRENCE SCOTT 

LEROY SOMER 


MASCHINENFABUK AUGSBURG 
MAKATHON 

MONTREAL ARMATURE WORKS 
MERCEDES - BENZ 

MIRRLESS BICKERTON AND DAYE 


EQUIPMENT MANUFACTURERS —- FABRICANTS D* EQUIPMENT 


MD MURPHY DIESEL SENG SKINNER ENGINEERING 
MDE MIKKLESS DIESEL ENGINEERING : SGE SWEDISH GENERAL ELECTRIC 
MEMA MERCIER MACHINERY SGSL SWEDISH GENERAL ELECTRIC AND STAHL LAVAL 
MIL MARINE INDUSTRIES LTD SHO SHINKO 
MITI MITSUBISHI SL SUPERIOR IDEAL 
MITS MITSUI SLAV STAHL LAVAL 
MLW MONTREAL LOCOMOTIVE WORKS SMS S. MORGAN SMITH 
MOOR MOORE SOCE SOLAR - CENTAUR 
MP MATHER AND PLATT SPAN SPANNER 
MRBL MIRRLEES BLACKSTONE ss SIEMENS - SCHUCKERT 
MSI S. MORGAN SMITH INGLIS STAM STAMFORD 
MST MOORE STEAM TURBINE STEN STEPHENS 
MUR MURRAY SULZ SULZER 
MVIC METROPOLITAN - VICKERS 
MWM MOTOKEN - WERKE - MANNHEIM TA TAMPER 
TE TERRY 
NAEA NAPANEE TH THRIGE 
NATL NATIONAL TIW TORONTO IRON WORKS 
NE NATIONAL ENGINEERING TOBA TOSHIBA 
NEYC NEYRPIC TR TRANE 
NF NANAIMO FOUNDRY TURB TURBODYNE 
NNS NEWPORT NEWS SHIPBUILDING 
NOBG NORDBERG UIW UNION IRON WORKS 
NOBO NOHAB BOFORS 
NCHB NOHAB VENG VIVIAN ENGINES 
NOPO NOHAB POLAR VEW VANCOUVER ENGINEERING WORKS 
NS NATIONAL SUPPLY VICK VICKERS 
VIW VANCOUVER IRON WORKS 
OERL OERLIKON VKEL VICKERS KEELER 
ONAN ONAN VKID VICKERS KIDWELL 
OREN ORENDA VOLC VOLCANO 
CSSB OSSEERGER LTD. VOLV VOLVO 
Vs VULCAN STIRLING 
PARS C.A. PARSON VUIW VULCAN IRON WORKS 
FAXM DAVID PAXMAN 
FB PETER BROTHERHOOD WAUM WAUKESHA MOTOR 
PD PELTON DOBLE WE WESTERN ELECTRIC 
FE FALMER ELECTRIC WEST WESTINGHOUSE 
PIW PLATT IRON WORKS WH WILLIAM HAMILTON 
ESM PUGET SOUND MACHINERY WHIT WHITE 
PV PETBOW VULCAN WISC WISCONSIN 
EW PRATT AND WHITNEY WK WILLIAM KENNEDY 
PWW PELTON WATER WHEEL WM WORTHINGTON - MOORE 
WORT WORTHINGTON 
KEEL REPUBLIC ELECTRIC WP WORTHINGTON PUMP 
BENG KObB ENGINEERING WSM WELMAN SEAVER MORGAN 
BH RUSTON AND HORNSBY WWE WATERWHEEL ERECTORS LTD 
RHL RUSSEL - HIPWELL LISTER WWI WICKER WATER TUBE 
RHM RODNEY HUNT MACHINE WYSS ESCHER WYSS 
BPAX RUSTON PAXMAN 
ERAM ROLLS ROYCE AVON MARK YARN YARON 


RWI ROBB WATER TUBE 
ZURN ZURN 
SCMK SCHOONMAKER 


TYPE OF RUNNER - TYPE DE TURBINE 


IP IMPULSE PELTON - A ACTION, PELTON 

KF REACTION FRANCIS - A BEACTION, FRANCIS 

BPF REACTION FIXED PROPELLER - A REACTION, A HELICE FIXE 

EPK REACTION ADJUSTABLE FROPELLEK, KAPLAN - A REACTION,A PALES ORIENTABLE 


TYPE OF PRIME MOVER, STEAM - TYPE DE MOTEURS PRIMAIRES, VAPEUR 


EB BACK PRESSURE - A CONTRE PRESSION 

C CONDENSING - A CONDENSEUR 

D DOUBLE EXTRACTION - A DOUBLE PRELEVEMENT 
E EXTRACTION - A PRELEVEMEN?® 

E PASS OUT ~- A SOUTIRAGE CONTINU 


D DIESEL 
S SPARK —- A ALLUMAGE ELECTRIQUE 


CYCLE, GAS TURBINE - CYCLE, TURBINES A GAZ 


C COMBINED - COMBINE 
S SIMEFLE 
BR REGENERATING - REGENERATION 


HYDKEO .. 


STEAM - 


INTERNAL 


TYPE 


Pee eee eee cee eres sees eresesresreseeceosreeersesesreoeseeeceeseces 


VAPEUR cc ccccccccccccccccscccccccs cesses ccccccccesesses 


COMBUSTION - COMBUSTION INTERNE «2 csccececccsecesccscesss 


GAS TURBINE ~- TURBINE A GAZ cece vevcceccceceeseesscccccssceceses 


PROVINCE 


NEWFOUNDLAND — TERRE-NEUVE wececccccccesessececcescesececvecsees 


ERINCE ELWARD ISLAND - ILE-DU-PRINCE-EDOUARD ...cceceeceececoees 


NOVA SCOTIA ~- NOUVELLE-ECOSSE ..ccecscccecccccceecccessccccscses 


NEW BRUNSWICK - NOUVEAU-BRUNSWICK weccccee ccc cece scccccesccccces 


CUEBEC . 
CNTARIO 


MANITOBA 


eer ere ees ceeeeses ees oseeesesecsesesesseseorsseeseseereccecs 


eee se coesesees oscars scecsesecsesseescese essere seeseseseceeseses 


ee eoc ees coe ecesresre esses cesses ereeseseesenseseosesesce se 


SASKATCHEWAN ceccccccccccccsscceccecscccssccsscccccescccsecseses 


ALBERTA 


eeese cere esreec sss ereceeessesoeseecsee eeeesesesessseseczeeecs 


BRITISH COLUMBIA - COLOMBIE-BRITANNIQUE ..ccecsccsceseseeseccees 


YUKON secccccceeesccescescccccesescecescsscecesscsesssseccsscess 


NORTHWEST TERRITORIES - TERRITOIRES DU NORD-OUEST .....ceesecsee 


CONFIDENTIAL - CONFIDENTIEL .cccccccsccccecccccescvesscscccscees 


OWNERSHIP ~ CATEGORIE 


FUBLIC UTILITIES - SERVICES PUBLICS .ecccccsecccevcsseccssscecce 


PRIVATE 


INDUSTRY 


TOTAL 


UTILITIES - SERVICES PRIVES 2c cece cccccccccccccccccccccs 


- ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS «..c.eccceececcescccceccecs 


eo ee eceece ees essere ese eres eecesser esses eoseeegesseoeseoeseesece 
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INSTALLED GENERATING CAPACITY 


PUISSANCE GENERATRICE INSTALLEE 


PERCENTAGE 


POURCENTAGE 


1983 


1984 


85.9 


100.0 


KILOWATTS 


1983 


51 
35 


24 


26 


10 


76 


89 


273 
Lehr) 
593 


523 


964 
122 
198 
485 
653 
908 
142 
607 
Za 
863 
121 
190 


35 


095 
227 
204 


527 


1984 


81 


35) 


949 
309 
577 


387 


968 
122 
355 
479 
938 
949 
141 
658 
219 
042 
121 
1$2 

35 


811 
224 
187 


224 


399 
923 
812 
105 


765 
486 
092 
320 
404 
354 
180 
282 
804 
835 
200 
017 


500 


937 
793 
509 
239 


PERCENTAGE 
INCREASE OR 
DECREASE 
1983/19 84 
ACCROISEMENT 
EN POURCENTAGE 
OU DIMINUTION 


=. 15< 
GENERATING CAPACITY AS OF DECEMBER 31, 1984 
CAPACITE DES GENERATEURS AU 31 DECEMBRE, 1984 
GENERATORS ~- GENERATEURS 


PUBLIC PRIVATE 

UTILITIES UTILITIES INDUSTRIES 

= 2 = TOTAL 
SERVICES SERVICES INDUSTRIEL 

PUBLICS PRIVES 


KILOWATTS 

TOTAL 
NEWFOUNDLAND —- TERRE-NEUVE 2... cccvcccccs cccccccccccccccccncces 6 549 821 311 209 107 735 6 968 
PRINCE EDWARD ISLAND - ILE-DU-PRINCE-EDOUARD ....c2ccceccessccces 17 136 111 350 10) 122 
NOVA SCOTIA - NOUVELLE-ECOSSE ...ccccc cece cccecccccscccccccccces 2 268 712 0 86 380 7} 33) 
NEW BRUNSWICK — NOUVEAU-BRUNSWICK ..ccccccccccccccccccccccccccce 3 287 928 36 740 154 652 3 479 
QUEBEC cc ccccc ccc ccccc cscs cccccccccccs ccc sec cccscccsccccccsccen§ 23 743 860 574 480 2 620 064 26 938 
CNTAELIO 2 oo cci ccc cess cscs ces ccc ccc ccccccccccccncccccccccccccscs § 27 774 639 342 150 832 565 28 949 
MANITOBA 46002 00c ccc ces cesscccs cc cc ccc ces cece ccc ccc cc ccc cece ce 4 110 245 0 30 935 4 141 
SASKATCHEWAN ..ccccccccccccccccccccccccecs coc ccces cece scccccccce 2 591 260 (0) 67 022 2 658 
ALBEBTA 20 ccescc cece ccc cc ccc ec hecccccccs cc cescccccccccsccceses 1 198 000 5 625 629 396 175 ie Zi 
BRITISH COLUMBIA — COLOMBIE-BRITANNIQUE ..ccecweccccccccscessees 10 0911 739 Z0ZeoZ0) 1 828 571 12 042 
YUKON 2.002 0c coe co cc cesses cc ccs cccces cree ccccccc ccc ec ccc cccccs 110 720 10 480 0 121 
NOKTHWEST TERRITORIES - TERRITOIRES DU NORD-OUEST ......2..2-.0. 153 877 10 230 27 910 192 
CONFIDENTIAL — CONFIDENTIEL, ...ccccccccscccccccccc cece ccccccccans 0 0 35 500 35) 

TOTAL 2500 occc cess ews cn cess scr cc csccss cece ccs cece cccccccsse 81 811 937 7 224 793 6 187 509 95 224 


HYDRO 
NEWFOUNDLAND - TERRE-NEUVE 2... cccccccccsccccscccccccccccccccce 5 913 920 218 650 80 135 6321/2 
FRINCE EDWARD ISLAND - ILE-DU-PRINCE-EDOUARD ......cccccwcecesce Q 0 0 
NOVA SCOTIA + NOUVELLE-ECOSSE ..ccccscccceccccccccccccccccscccccs 361 402 0 5 000 366 
NEW BRUNSWICK - NOUVEAU-BRUNSWICK .....002 cecccccccccccccccces ce 849 850 35 740 17 440 903 
CUEBEC 2. cccccccc ccccc cc ccc cece ccccccc cscs ccccccccvccccccsescces «621 728 981 574 480 2 574 064 24 877 
ONTARIO .ccccccceccccccccccccccccccceccces ccc ceccccccccccsccccs 6 482 853 336 380 310 715 tf We) 
MANITOBA .cccccccwecccceccccccceccccccc ces cocccccccccsccccccccce 3 641 100 0 0 3 641 
SASKATCHEWAN ..0cccccsccccccccecccccccccns ccccccccecccccsccccccs 552 940 0 22 560 55 
ALBERTA 22 0sc ccs ccc c ccc ccc ccc cece cc cces cccccccccccccccccseces 0 733 700 0 733 
BRITISH COLUMBIA - COLOMBIE-BRITANNIQUE .....cccscccccrcccccccce 8 879 337 202 325 2a eT 10 378 
YUKON ..cc ccc cccs cece cscs cs cece ccccsccc ccs ccc cscs ccccccccscccccs 80 090 1 650 0 81 
NORTHWEST TERRITORIES - TERRITOLRES DU NORD-OUEST ......-2-22--e 45 600 0 3 36¢ 48 
CONFIDENTIAL — CONFIDENTIEL 4... cscccccccscccccccccccscccccccccs 0 ce) 0 

TOTAL 2ccccccc cscs csc ccc ccccs cece scccccccccccccccscccccseces§ 48 536 073 2eANO2e92'5 4 310 401 54 949 


STEAM - VAPEUR 
NEWFOUNDLAND - TERRE-NEUVE 2. cccccecccccccccccccccccccccccccccce 450 000 30 000 24 600 504 
FRINCE EDWARD ISLAND - ILE-DU-PRINCE-EDOUARD ...ccecceccasccecece 0 70 500 0 70 
NOVA SCOTIA - NOUVELLE-ECOSSE .cccccccccce ccc ccccc ccc cc cccccccce 702 310 
NEW BRUNSWICK —- NOUVEAU-BRUNSWICK .ocsccee vecceccccccscccccccces 4910 865 
CUEBEC .2ccccccce csc ccc cece cc ccsesc rece crc sescccssccsccsescecces 551 400 
741 000 
MANITOBA 2... ccccccccccccce cece cccccccccc cc csccccccscccescsccce 419 000 
SASKATCHEWAN 22sec ccsccesccsccccccccccccces scccccccccescccccccces 1 877 300 
ALBERTA 2.2. ccces cccccccc cc cccc cece ccc cece cece cece cccccccscccccs 1 043 000 4 689 
BRITISH COLUMBIA - COLOMBIE-BRITANNIQUE 2. ccccccrccccccccccccces 912 500 
NiUIKON Weiais 1001 01e:0)s\c\a «0140 sleielel«\sisle)sie=\=\e 6/0 e's 0 ci cle)s/e's14 0's 6 0 6 cls leis s10isie sie) eis 0 
NORTHWEST TERRITORIES - TERRITOIBES DU NORD-OUEST .....22222-2 0 
CONFIDENTIAL - CONFIDENTIEL ..ccccccccc ccc ccccccccc ccc cscs ccccce 0 
TOTAL 2 2sccscc ccc ccssccccccccccccccccs cccscccscccccscccccese 31 107 375 4 78S 
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INTERNAL COMBUSTION - COMBUSTION INTERNE 
NEWFOUNDLAND — TERRE-NEUVE 2... ccccccsccccccceccccccscccccscecs 63 751 14 319 3 000 81 
FRINCE EDWARD ISLAND - ILE-DU-PRINCE-EDOUARD ...cececceccccresee 11 136 0 0 11 
NOVA SCOTIA —- NOUVELLE-ECOSSE ..cceccccces cccccccccccccccccccccs 10) 0 600 
NEW BRUNSWICK - NOUVEAU-BRUNSWICK cecceceeccccccccccccccccccccecs 3 838 1 000 0 ’ 4 
CUEBEC cc cccccccc cece cece cc ccc cscs csc cece cece ccsccececscccecces 100 599 0 8 250 108 
ONTARIO 2eccccceeccccrscsccccccccrcssccccs cecscsssceceseceecsces 3 746 5 770 0 9 
MANITOBA 2. cccsee cece sececc ccc cc ccc csc sees secs ecccccsccccccesces 26 345 0 4 135 30 
SASKATCHEWAN 2244 cccccccccccccccccveccsceccccses cece cccccscccccs 6 100 0 0 6 
ALBERTA weccccceeccccccescssccccescscscccscccccceccccsscescseses By Gee) AS) AE) 17 050 46 
BRITISH COLUMBIA —- COLOMBIE-BRITANNIQUE 2. .ccccccccccccccccccene 66 202 200 PhS) GY25} Oe) 
YUKON ccccccccccc ccc ccc ccc cc ccs cece cc cc cc ccc ccc c ccc cccccccsce 30 630 8 830 0 3g 
NORTHWEST TERRITORIES - TERRITOIKES DU NORD-OUEST ....scceereces 108 277 a0 230 24 550 143 
CONFIDENTIAL — CONFIDENTIEL 2c ccccccccccccccccccccccc ccc cccccs 0 0 500 

TOTAL cece ccesccccccc ccc secre cccccc cess ccecssecceccssescceces 426 124 70 076 81 610 577 


GAS TURBINE - TURBINE A GAZ 
NEWFOUNDLAND - TERRE-NEUVE ccccccccccccccccccccccccccccccscccece 122 150 48 240 
£KINCE EDWARD ISLAND - ILE-DU-PRINCE-EDOUARD ....cccecceccccceees 0 40 
NOVA SCOTIA - NOUVELLE-ECOSSE 2. .ccececcecccccccccccccccccccescs 205 000 
NEW BRUNSWICK - NOUVEAU-BRUNSWICK .ccccceecccccccecccccccsccccces 23) 375 
LUEBEC ce cccccccc cece cece ccc c ccc cccccccces se cecscccccccceccceses 362 880 
CNTARIO 2. cccccce cccccccc cc cece cccccccc ccs cece cc cccccscccscecs 547 040 
MANITOBA ..cccces cecccccceecccccccccccc ccs coc csc cc cccscccccccccs 23 800 
SASKATCHEWAN cccccccccccccccccsccccccccccs cccccccccccc ccc cccccs 154 920 
ALBERTA cccccccescccc cers cc ccces coerce sces cscs csecccsesesccececs 149 500 172 
BRITISH COLUMBIA —- COLOMBIE-BRITANNIQUE wc ccccccreceeccssccereces 153 700 
YUKON cccccccc ccs cnc cece ccv cece cccccccc ccc cece escessccsesecesces 0 
NORTHWEST TERRITORIES - TERKITOLRES DU NORD-OUEST ...-e22eeeeeees 0 
CONFIDENTIAL - CONFIDENTIEL ...cccccescccc cece ececcecscssecsees 0 
TOTAL ceeccees cece cece ccc ecce cece ccc ces reese ceseseessesccccs 1 742 365 261 


oO 
oO 
ooo 


181 


Co 
ea) 


a& 
> is) 
(Sieve fea iteite) irs) 


201 


@ 
So 
oocoooocooococo0oo0°coe°ceo 
i) 
w 


2387) 


ioe} 
w 


382 


@ 
Sal 


= 16 = 


HYDRO AND STEAM PLANTS WITH A GENERATING CAPACITY OF 100 000 KW OR MORE 


CENTRALES HYDROELECTRIQUES ET THERMIQUES A VAPEUR AYANT UNE CAPACITE GENERATRICE DE 100 000 KW ET PLUS 


UTILITY OR COMPANY PLANT CAPACITY 
SERVICES D‘UTILITE OU SOCIETE CENTRALE CAPACITE 
KILOWATTS 

HYDRO 

NEWFOUNDLAND - TERRE-NEUVE 

CHURCHILL FALLS LABRADOR CORP LTD CHURCHILL FALLS 5 225 000 

DEER LAKE POWER CO LTD DEER LAKE 124 651 

NEWFOUNDLAND & LABRADOR HYDRO BAY D ESPOIR 613 000 

NOVA SCOTIA - NOUVELLE-ECOSSE 

NOVA SCOTIA POWER CORP WRECK COVE 200 000 

NEW BRUNSWICK - NOUVEAU-BRUNSWICK 

NEW BRUNSWICK ELECTRIC POWER COMM MACTAQUAC 637 800 
BEECHWOOD 112 500 

QUEBEC 

HYDKO QUEBEC LG 2 5 328 009 
LG 3s 2 304 000 
iT Gee 1 767 000 
BEAUHARNOIS 1 613 410 
MANIC #5 1 292 000 
MANIC #3 1 183 200 
MANIC #2 1015 200 
BERSIMIS #1 912 000 
OUTARDES #3 756 200 
BERSIMIS #2 655 000 
CAKILLON 654 500 
OUTARDES #4 632 000 
OUTARDES # 2 453 900 
TRENCHE 293 100 
BEAUMONT 243 000 
LA TUQUE 216 000 
PAUGAN 191° 500 
MANIC #1 184 410 
RAPIDE BLANC 183 600 
SHAWINIGAN #3 171 900 
SHAWINIGAN #2 163 000 
LES CEDRES 162 000 
GRAND-MERE 149 575 
RAPIDE DES ILES 146 520 
CHELSEA 144 000 
LA GABELLE 136 580 
PREMIERE CHUTE 124 200 

LA CIE HYDROELECT MANICOUAGAN MCCORMICK DAM 303 750 

SOC D'ELECT ET DE CHIMIE ALCAN LTEE CHUTE DES PASSES 742 500 
SHIPSHAW 717 000 
ISLE MALIGNE 336 000 
CHUTE A LA SAVANNE 187 250 
CHUTE DU DIABLE 187 250 
CHUTE A CARON 180 000 

ONTARIO 

ONTAKIO HYDRO SIR ADAM BECK #2 1 223 600 
ROBERT H SAUNDERS 912 000 
SIR ADAM BECK #1 414 650 
DES JOACHIMS 360 000 
ABITIBI CANYON 233025 
LOWER NOTCH 228 000 
OTTO HOLDEN 205 200 
WELLS 203 300 
SIR ADAM BECK P&G 176 700 
OTTER RAPIDS 174 800 
STEWARTVILLE 153 000 
BARRETT CHUTE 152 400 
MOUNTAIN CHUTE 139 500 
AUBREY FALLS 130 150 
HARMON 129 200 
PINE PORTAGE 128 700 
KIPLING 125 400 
CHENAUX 122 400 
LITTLE LONG 121 600 
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HYDRO AND STEAM PLANTS WITH A GENERATING CAPACITY OF 100 000 KW OR MOKE 


CENTRALES HYDROELECTEIQUES ET THERMIQUES A VAPEUR AYANT UNE CAPACITE GENERATRICE DE 100 000 KW ET PLUS 


UTILITY OR COMPANY PLANT CAPACITY 
SERVICES D'UTILITE OU SOCIETE CENTRALE CAPACITE 
KILOWATTS 


HYDRO - CONCLUDED 


DECEW FALLS #2 115 200 
ONTARIO POWER : 101 455 

MANITOBA 

MANITOBA HYDRO KETTLE RAPIDS 1 224 000 
LONG SPRUCE 980 000 
GRAND RAPIDS 437 000 
KELSEY 236 250 
JENPEG 186 000 
SEVEN SISTERS 150 000 
GREAT FALLS 132 000 

SASKATCHEWAN 

SASKATCHEWAN POWER COKP SQUAW RAPIDS 279 900 
COTEAU CREEK 167 940 
ISLAND FALLS 105 100 

ALBEETA 

TRANSALTA UTILITIES CORP BRAZ EAU 305 500 
BIGHORN 118 000 

BRITISH COLUMBIA - COLOMBIE-BRITANNIQUE 

ALCAN SMELTERS & CHEMICALS LTD KEMANO 812 800 

BRITISH COLUMBIA HYDRO & POWER AUTH GORDON M SHRUM 2 416 000 
MICA 1 736 000 
REVELSTOKE 1 382 250 
PEACE CANYON 700 000 
SEVEN MILE 607 500 
KOOTENAY CANAL 529 200 
BRIDGE RIVER #2 248 000 
BRIDGE RIVER #1 180 000 
JORDAN RIVER 150 000 
CHEAKAMUS 140 000 
JOHN HART 120 000 
RUSKIN 105 600 

COMINCO LTD WANETA 292 500 


BRILLIANT 108 800 


HYDRO AND STEAM PLANTS WITH A GENERATING CAPACITY OF 100 000 KW OR MORE 


UTILITY Ox COMPANY 


SERVICES D'UTILITE OU SOCIETE 


STEAM - VAPEUR 


NEWFOUNDLAND & LABRADOR HYDRO 


NOVA SCOTIA ~- NOUVELLE-ECOSSE 


NOVA SCOTIA POWER CORP 


NEW BRUNSWICK - NOUVEAU-BRUNSWICK 


NEW BRUNSWICK ELECTRIC POWER COMM 


QUEBEC 


ATOMIC ENERGY OF CANADA LTD 


HYDRO QUEBEC 


ONTARIO 


ee 


ATOMIC ENERGY OF CANADA LTD 


ONTARIO HYDRO 


MANITOBA 


MANITOBA HYDRO 


SASKATCHEWAN 


SASKATCHEWAN POWER CORP 


ALBERTA 


A EC POWER LTD 


ALBERTA POWER LTD 


EDMONTON POWER 


TRANSALTA UTILITIES CORP 
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PLANT 


CENTRALE 


HOLY ROOD 


LINGAN 

TUFTS COVE 
POINT TUPPER 
TRENTON 


LOWER WATER STREET 


COLESON COVE 
POINT LEPREAU 
COURTENAY BAY 
DALHOUSIE # 2 
DALHOUSIE # 1 


GENTILLY 1 


GENTILLY 2 
TRACY 


DOUGLAS POINT 


NANTICOKE 
BRUCE "A" 
LAKEVIEW 
LENNOX 
PICKERING A 
LAMBTON 
PICKERING B 
RICHARD L HEARN 
BRUCE "Bp" 
THUNDER BAY 

J CLARK KEITH 


BRANDON 
SELKIRK 


BOUNDARY DAM 
POPLAR RIVER 
QUEEN ELIZABETH 
A L COLE 


MILDRED LAKE 


BATTLE RIVER 
H R MILNER 


CLOVER BAR 
ROSSDALE 


SUNDANCE 
KEEPHILLS 
WABAMUN 


CENTRALES HYDROELECTRIQUES ET THERMIQUES A VAPEUR AYANT UNE CAPACITE GENERATRICE DE 100 000 KW ET PLUS 


CAPACITY 


CAPACITE 


KILOWATTS 


SBeahNNNNHWE 


450 


632 
355 
228 
210 
165 


050 
680 
263 
200 
100 


266 


685 
600 


220 


000 
304 
400 
295 
168 
000 
620 
200 
845 
400 
264 


237 
132 


874 
591 
241 
105 


210 


741 
150 


660 
330 


200 
806 
582 


000 


800 
000 
510 
000 
000 


000 
000 
365 
000 
000 


400 


000 
000 


000 


000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 


000 
000 


500 
800 
000 
000 


000 


000 
000 


000 
000 


000 
400 
000 
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HYDRO AND STEAM PLANTS WITH A GENERATING CAPACITY OF 100 000 KW OR MORE 


CENTRALES HYDROELECTRIQUES ET THERMIQUES A VAPEUR AYANT UNE CAPACITE GENERATRICE DE 100 000 KW ET PLUS 


UTILITY OR COMPANY PLANT CAPACITY 
SERVICES D'UTILITE OU SOCIETE CENTRALE CAPACITE 
KILOWATTS 


STEAM - CONCLUDED 


BRITISH COLUMBIA HYDRO & POWER AUTH BURRARD 912 500 


HYDRO 


HYDRO-ELECTRIQUES 


HYDRO 


OPERATING HEADS 


HAUTEUR DE CHUTE 


SHAXIMOM MINIMUM NORMAL 


MAXIMUS MINIMNUM NORMALE 


eecc ccs coe Nec eces ceecces 


NEWFOUNDLAND - TERRE-NEUVE 


ABITIBI-PRICE INC 
BISHOPS FALLS 11 10 10 
LATITUDE 49 01 


LONGITUDE 55 30 
EXPLOITS RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL NOYEN - 195 
GRAND FALLS 33 32 33 
LATITUDE 49 01 


LONGITUDE 55 40 
EXPLOITS RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 170 
ASARCO INC 

BUCHANS 52 48 50 
LATITUDE 48 49 


LONGITUDE 56 52 
BUCHAWS LAKE 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 1 


CHURCHILL FALLS LABRADOR CORP LTD 

CHURCHILL FALLS 322 304 312 
LATITUDE 53 40 

LONGITUDE 63 80 


CHUBCHILL RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL NOYEN - 1 389 


DEER LAKE POWER CO LTD 
DEER LAKE 81 77 80 
LATITUDE 49 10 


LONGITUDE 57 25 
GRAND LAKES 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 132 
WATSOBS BROOK 176 175 176 
LATITUDE 48 57 


LOWGITUDE 57 57 
CORNER BROOK 
AVERAGE ANHUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 4 
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MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER BPM 

ANNEE ET TURBINE T/MN 
FPABRICANTS 

1909 SaS RF 214 
1928 SMS RF 214 
1933 SMS RF 231 
1953 Sas RF 231 
1953 SMS RP 231 
1953 SMS RF 231 
1953 SMS RF 231 
1953 SAS RF 231 
1953 SMS RF 231 
1909 AGK RF 375 
1909 AGK RF 375 
1911 AGK RF 375 
1952 SMS RF 257 
1952 SMS RF 257 
1952 Sus RF 257 
1952 SMS RF 257 
1955 DEW RF 120 
1927 JMV RF 600 
1971 DEW RF 200 
1971 SIL RF 200 
1972 DEW RF 200 
1972 SIL RF 200 
1973 DEW RF 200 
1973 MIL RP 200 
1973 DE@ RF 200 
1974 SIL RP 200 
1974 DEW RF 200 
1974 MIL RF 200 
1974 AIL RF 200 
1925 AW RF 360 
1925 AW RF 360 
1925 Aw RF 360 
1925 Aa RP 360 
1925 Au RF 360 
1925 Ag RP 375 
1925 Aw RF 375 
1929 uNS RF 214 
1929 NBS RF 214 
1958 EE RF 1000 
1958 EE RF 1000 


HEAD 


CHUTE 


50 


312 
312 
312 
312 
312 
312 
312 
312 
312 
312 
312 


75 
75 
75 
75 
75 
75 
Ue) 
75 
75 


170 
170 


CAPACITY 


CAPACITE 


Kw 


NPWNMWNNHNAN &— a 


QOref emo aw 


i) 


483 
483 
483 
483 
483 
483 
483 
483 
483 
483 
483 


940 


408 
408 
408 
408 
408 
408 
408 
408 
408 
408 
408 


936 
936 
936 
936 
936 
936 
936 
499 
499 


476 
476 


HYDRO 


MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1916 SE 55) 1 500 
1928 WEST 550 1 500 
1953 WEST 6600 2 025 
1953 WEST 6600 2025 
1953 WEST 6600 2 025 
1953 WEST 6600 2 025 
1953 WEST 6600 2 025 
1353 WEST 6600 2,025 
1953 WEST 6600 Ze029 
17:«175 
1909 BBC 600 1 500 
1909 BBC 600 1 500 
1911 BBC 600 1 590 
1950 WEST 6600 4 000 
1950 WEST 6600 4 000 
1950 WEST 6600 4 000 
1950 WEST 6600 4 000 
1938 WEST 6600 22 000 
42 590 
59 675 
ukke7/ JMYV 6900 1 760 
1 760 
1 760 
1971 CGE 15000 475 000 


1971 MIL 15000 475 000 
1972 CGE 15000 475 000 
1972 MIL 15000 475 000 
1973 cGE 15000 475 000 
1973 MIL 15000 475 000 
1973 CGE 15000 475 000 
1974 MIL 15000 475 000 
1974 CGE 15000 475 000 
1974 SIL 15000 475 000 
1974 MIL 15000 475 000 


5 225 000 

5 225 000 

1925 BTH 6000 11 = 284 
1925 BTH 6000 11 «395 
1925 Bru 6000 11 305 
1925 BTH 5000 11 284 
1925 BTH 6000 11 305 
1925 BT 6000 11 284 
1925 BT 6000 11 «234 
1929 GE 6000 22 8090 
1929 SE 6000 22 800 
124 651 

1958 EE 4160 4 600 
1958 BE 4160 4 600 
9 200 

133 851 


HYDRO 


OPERATING 


HEADS 


HAUTEBUR DE CHUTE 


MINISUH 


MINIBUS 


NORMAL 


NORMALE 


ecccccecesoMoeccese seceees 


MAXIAUS 
MAXIMUM 
IRON ORE CO OF CANADA 
HENIHEK 11 


LATITUDE 54 28 

LONGITUDE 66 36 

MENIHEK LAKE 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


WEWPFOUNDLAND & LABRADOR HYDRO 
BAY D ESPOIR 178 


LATITUDE 47 56 
LONGITUDE 55 46 
SALHON RB AND GREY B 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUBL 


HINDS LAKE 219 
LATITUDE 49 05 

LONGITUDE 57 12 

HINDS LAKE 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 
SHOOKS ARM 83 
LATITUDE 49 51 


LONGITUDE 55 33 
SISTERS SYSTEA 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 
VEWAMS BIGHT 82 
LATITUDE 49 52 


LONGITUDE 55 40 
BURNT ILE SYSTEM 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


NEWFOUNDLAND LIGHT & POWER CO LTD 
CAPE BROYLE 58 
LATITUDE 47 05 


LONGITUDE 52 57 
HORSE CHOPS RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 
FALL POND 16 
LATITUDE 46 56 


LONGITUDE 55 22 
OVERFALL BROOK 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 
HEARTS CONTENT 47 
LATITUDE 47 52 


LONGITUDE 53 22 
SOUTHERN COVE BROOK 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 
HORSE CHOPS 90 
LATITUDE 47 08 


LONGITUDE 52 57 
HORSE CHOPS RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


MOYEN 


165 


SOYEN 


215 


NOYEN 


82 


MOYEN 


78 


HOYEN 


56 


MOYEN 


15 


MOYEN 


45 


MOYEN 


87 


MOYEN 


11 


176 


217 


83 


79 


57 


15 


46 


89 


142 


187 


20 


10 
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HAIN TURBINES 


TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPA 

ANNEE ET TURBINE T/A 
FABRICANTS 

1954 Cac RPF 150 
1954 Cac RPP 150 
1960 Kw RPK 150 
1967 CAC RF 300 
1967 CAC RF 300 
1967 CAC RF 300 
1968 Cac RF 300 
1970 cac RF 300 
1970 CAC RF 300 
1977 DEW RF 225 
1980 NOBOG RF 360 
1957 GGG IP 1200 
1957 GGG in) 1200 
1952 cviIc RF 360 
1939 JaY RF 600 
1960 EE RF 514 
1953 DEW RF 450 


HEAD 


CHUTE 


10 
12 


176 
176 
176 
176 
176 
176 
173 


214 


82 


81 


54 


15 


46 


CAPACITY 


CAPACITE 


4 
4 
10 


74 
74 
74 
74 
74 
74 
154 


77 


2 


7 


476 
476 
071 


600 
600 
600 
600 
600 
600 
422 


300 


567 


343 


670 


373 


686 


460 


HYDRO 


MAIN GENERATORS 


GEMNERATEORS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
SANOFACTORER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 

KW 


1954 CWES 6900 4 250 
1954 CWES 6900 4 250 
1960 CWES 6900 10 200 
18 700 
18 700 


1967 CGE 13800 76 500 
1967 CGE 13800 76 500 
1967 CGE 13800 76 500 
1968 CGE 13800 76 500 
1970 CGE 13800 76 599 
1970 CGE 13800 76 500 


1977 CGE 13800 154 000 
613 000 

1980 HITA 13800 75 000 
75 000 

1957 LDA 6900 550 
560 

1957 LDA 6900 360 
360 

688 920 

1952 CWES 6900 6 000 
6 000 

1939 WEST 2300 490 
400 

1960 BP 2400 2 499 
2 400 

1953 CGE 6900 7 650 
7 650 


HY DRO 
OPERATING HEADS 
HAUTEUR DE CHUTE 
HAXIMUN MINIMSUM NORMAL 
MAXIMUS MINIMUM NORMALE 
eee c ccc cee Nee cece cececes 
LAWN 21 19 20 
LATITUDE 46 56 
LONGITUDE ao 33 
LAWN BIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 3 
LOCKSTON 85 79 82 
LATITUDE 48 23 
LONGITUDE S321 
LOCKSTON RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN —- 2 
LOOKOUT BROOK 155 158 155 
LATITUDE 48 23 
LONGITUDE 58 12 
LOOKOUT BROOK 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNOUEL MOYEN - 3 
MOBILE 121 119 120 
LATITUDE 47 13 
LONGITUDE 52 50 
MOBILE RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 6 
MORRIS 29 29 29 
LATITUDE 47 15 
LONGITUDE 52 56 
MOBILE RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 5 
NEW CHELSEA 84 82 84 
LATITUDE 48 02 
LONGITUDE 53 13 
NE@ CHELSEA BROOK 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 2 
PETTY HARBOUR 58 55 58 
LATITODE 47 28 
LONGITUDE 52 43 
SECOND POND 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL HOYEN - 6 
PIERRES BROOK 87 85 86 
LATITUDE 47 17 
LONGITUDE 52 50 
PIERRES BROOK 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 5 
PITMANS POND 7H 15 20 
LATITUDE 48 04 
LONGITUDE se Wo 4 
NEW CHELSEA BROOK 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 2 
PORT UNION 23 20 PA 
LATITUDE 48 30 
LONGITUDE 53 05 


PORT ONION RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - ) 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM 
ANNEE ET TURBINE T/MN 
FABRICANTS 

1983 BHTC RF 450 
1955 GGG RF 720 
1961 GGG RF 720 
1958 GGG RF 900 
1983 BHTC RF 1200 
1951 DEW RF 514 
1983 BHTC RF 600 
1957 DEW RF 514 
1908 JAY BF 327 
1911 JAV RF 327 
1926 AW RF 514 
1931 JMY RF 514 
1959 GGG RP 406 
1918 Pua RF 600 
1918 Pua RF 600 


HEAD 


CHUTE 


20 


79 


We 


155 


155 


29 


84 


58 
58 
58 


80 


21 


21 


CAPACITY 


CAPACITE 


Kw 


708 


1 492 
492 


2 686 
2 670 


9 698 


1091 


4 178 


1 567 
1 567 
2 051 


2) BST 


895 


261 
261 


HYDRO 
MALN GENERATORS 
GENERATEORS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTORER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
PABRICANIS 
KW 
1983 IE 600 708 
708 
1955 GE 6900 1 500 
1961 SE 6900 1 590 
3 000 
1958 SE 2400 2 499 
1983 IE 2400 2 670 
5 070 
1951 WEST 6900 9 350 
9 350 
1983 IE 2400 1031 
1031 
1957 WEST 6900 4 000 
4 000 
1908 WEST 2300 1 690 
1922 GE 2300 1 600 
1926 CGE 2300 1 800 
5 000 
1931 GEE 6900 3 200 
3 200 
1959 @EST 2300 890 
B00 
1918 GE 2300 230 
1918 GE 2300 280 
560 


HYDRO 
OPERATING HEADS 
HAUTEUR DE CHUTE 
MAXIMUM ATINIMUM 
MAXIMUM MINIMUM 
wee c cee cee Mew eee e ce ceee 
RATTLING BROOK 101 96 
LATITUDE 49 05 
LONGITUDE 55 16 


KATTLING BROOK 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN 


ROCKY POND =M/ 33 
LATITUDE 47 11 
LONGITUDE 52S 


LAMANCHE CANAL 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN 


SANDY BROOK 33 31 
LATITUDE 48 56 
LONGITUDE 55 48 


SANDY BROOK 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN 


SEAL COVE 59 syy/ 
LATITUDE 47 26 
LONGITUDE 53 06 


SEAL COVE BROOK 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN 


TOPSAIL 86 85 
LATITUDE 47 32 
LONGITUDE 52 56 


TOPSAIL BROOK 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN 


TOES COVE 57 55 
LATITUDE 47 13 
LONGITUDE S2mbd 


TORS COVE POND 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN 


VICTORIA 66 65 
LATITUDE 47 46 
LONGITUDE 53 14 


VICTORIA BROOK 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN 


WEST BROOK 43 41 
LATITUDE 46 55 

LONGITUDE SYS) 73s} 

WEST BROOK 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN 


NOVA SCOTIA - NOUVELLE-ECOSSE 


MINAS BASIN PULP & POWER CO LTD 


SALMON HOLE 25 20 
LATITUDE 44 56 
LONGITUDE 64 03 


PANUKE LAKE 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


NORMAL 
NORMALE 
100 
10 
3}5) 
7) 
33 
13 
58 
3 
86 
2 
56 
8 
65 
1 
43 
2 
25 
7 


- 25 - 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCIPALES 


HEAD 


CHUTE 


94 
94 


33 


33 


58 
58 


86 


53 
o3 
53 


65 


43 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


6 341 
6 341 


Sits 


5 968 


= 


ue 
2 238 


2 280 


126 
126 
611 


to Nb 


559 


746 


NEWFOUNDLAND - TOTAL ~ TERRE-NEUVE 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM 

ANNEE ET TURBINE T/MN 
FABRICANTS 

1958 CAC RF 514 
1958 CAC RF 514 
1943 DEW RF 327 
1963 DEW RF 300 
1922 AC RF 450 
1927 JMV RF 514 
1983 BHTC RF 720 
1942 EE RF 514 
1942 EE RF 514 
19514 EE BF 514 
1914 JMV RF 600 
1942 JL RF 720 
1974 BARB RF 277 


20 


2 238 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1958 CGE 6900 6 375 
1958 CGE 6900 67375 
12 750 
1943 WEST 6900 3 200 
3 200 
1963 WEST 6900 5 950 
5 950 
1922 AC 2300 1 200 
1927 WEST 2300 2 540 
3 740 
1983 IE 2400 2 280 
2 280 
1942 EE 6900 2 000 
1942 EE 6900 2 000 
1951 EE 6900 2 500 
6 500 
1914 WEST 2400 450 
450 
1942 WEST 2400 700 
700 
84 799 
6° 28 -2707,05, 
1938 SGE 2300 2 000 
2 000 


HYDBO 

sf CROIX 

LATITUDE 44 56 
LONGITUDE 64 03 
ST CROIX RIVER 
AVERAGE 


OPERATING 


HAUTEUR DE CHUTE 


MAXIMUM 


MAXIMUM 


HEADS 


MINIMUM 


MINIMUM 


eee cc ccc cce Mec sces ceecees 


49 


NOVA SCOTIA POWER CORP 


AVON #1 

LATITUDE 44 52 
LONGITUDE 64 13 
AVON RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW- 


AVON #2 

LATITUDE 44 52 
LONGITUDE 64 13 
AVON BIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW- 


BIG FALLS 
LATITUDE 44 06 
LONGITUDE 64 55 


MERSEY BIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW- 


COWIE FALLS 


44 04 
64 46 


LATITUDE 
LONGITUDE 
MERSEY RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW- 


DEEP BROOK 
LATITUDE 44 03 
LONGITUDE 64 47 


MEESEY RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW- 


DICKIE BROOK 


45 25 
61 30 


LATITUDE 
LONGITUDE 
DICKIE BROOK 


AVERAGE ANNUAL FLOW- 


FOURTH LAKE 


LATITUDE 44 31 
LONGITUDE 63 43 
SISSIBOO RIVER 


AVERAGE ANNUAL #LOW- 


GISBOBNE 
LATITUDE 45 07 
LONGITUDE 62 21 


MCLEODS EROOK 


AVERAGE ANNUAL FLOW- 


GULCH 

LATITUDE 44 34 
LCNGITUDE 65 38 
BEAR RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW- 


36 


DEBIT ANNUEL 


43 


DEBIT ANNUEL 


18 


DEBIT ANNUEL 


13 


DEBIT ANNUEL 


14 


DEBIT ANNUEL 


80 


DEBIT ANNUEL 


22 


DEBIT ANNUEL 


9 


DEBIT ANNUEL 


77 


DEBIT ANNUEL 


48 


ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN 


a3) 


MOYEN 


40 


MOYEN 


18 


MOYEN 


13 


MOYEN 


14 


MOYEN 


80 


MOYEN 


16 


MOYEN 


14 


MOYEN 


76 


MOYEN 


NORMAL 

NORMALE 

49 
7 

36 
5 

43 
4 

18 
51 

13 
51 

14 
51 

80 
1 

18 
7 

16 
9 

76 
4 


MAIN TURBINES 


26) = 


TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 
MANUFACTURER 
ANNEE ET 
FABRICANTS 
1974 DEW 
1958 VICK 
1929 DEW 
1929 Sms 
1929 SMS 
1938 SMS 
1938 SMS 
1950 SMS 
1950 SMS 
1948 CAC 
1948 cac 
1983 DBS 
1982 AC 
1952 CVIC 


RUNNER 


TURBINE 


RF 


RF 


RF 


RF 
RF 


RPK 
RPK 


RPK 
RPK 


RF 


RF 


RPK 


RPF 


RF 


RPM 


T/MN 


400 


360 


400 


163 
163 


200 
200 


200 
200 


900 


900 


360 


262 


400 


HEAD 


CAPAC 


coy 


CHUTE CAPACITE 


36 


43 


18 
18 


13 
13 


14 
14 


80 


80 


22 


19 


69 


730 


909 


737 
737 


805 
805 


774 
774 


082 


082 


100 


700 


341 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1934 SGE 2300 3 000 
3 000 
5 000 
1958 BBC 2300 3 750 
3 750 
1929 SGE 2300 3 000 
3 000 
1929 ASEA 6600 4 500 
1929 ASEA 6600 4 500 
9 000 
1938 OERL 6600 3 600 
1938 OERL 6600 3 600 
7 200 
1950 CWES 6900 4 500 
1950 CWES 6900 4 500 
9 000 
1948 CWES 2400 1 200 
1948 ASEA 2300 2 600 
3 800 
1983 CGE 4160 3 000 
3 000 
1982 SHO 4160 37750:0 
3 500 
1952 CWES 13800 6 000 
6 000 


NORMAL 


NORMALE 


11 


HYDRO 
OPERATING HEADS 
HAUTEUR DE CHUTE 
MAXTNUM MINIMUM 
MAXIMUM MINIMUM 
ccc cc cece ee Mec cece ceeceee 
HARMONY 11 a4 
LATITUDE 44 25 
LCNGITUDE 65 02 


MEDWAY RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


HELLS GATE 56 
LATITUDE 45 03 
LCNGITUDE 64 25 


BLACK RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


HOLLOW BRIDGE 45 
LATITUDE 45 01 
LONGITUDE 64 22 


BLACK RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


LEVUILLE 118 
LATITUDE 44 43 
LONGITUDE 65 29 


ALLAIN RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


LOWER GREAT BROOK 7 
LATITUDE 44 05 
LONGITUDE 64 39 


MERSEY RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


LOWER LAKE FALLS 15 
LATITUDE 44 08 
LONGITUDE 64 55 


MERSEY BIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


LUMSDEN 22 
LATITUDE 45 01 
LONGITUDE 64 25 


BLACK RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


MALAY FALLS 3 
LATITUDE 44 59 
LONGITUDE 62529. 


EAST RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


METHALS 14 
LATITUDE 44 57 
LONGITUDE 64 26 


GASPEREAUX LAKE 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


MILL LAKE 49 
LATITUDE 44 43 
LONGITUDE 63 54 


NORTH EAST RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


MOYEN 


54 


MOYEN 


44 


MOYEN 


MOYEN 


15 


MOYEN 


20 


MOYEN 


12 


MOYEN 


12 


MOYEN 


49 


MOYEN 


56 


45 


15 


22 


13 


14 


49 


10 


51 


14 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM 

ANNEE ET TURBINE T/MN 
FABRICANTS 

1943 RHM RF 200 
1930 DEW RF 450 
1949 DEW RF 450 
1940 DEW RF xi) 
1968 DEW RF 514 
1955 £MS EPK 128 
1955 SMS RPK 128 
1929 Sus RF 150 
1929 SMS RF 150 
1942 DEW RF 257 
1924 WSM RF 225 
A924 HSM RF 225 
1924 WSM RF 225 
1949 DEW RPF 240 
1922 SMS RF 514 
1922 SMS RF 514 


HEAD 


CHUTE 


11 


56 
56 


45 


15 
15 


22 


13 
13 
13 


14 


50 
50 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


895 


5} =i) 
Ss} SiGy/ 


By Bi) 


11 190 


25328 


3 954 


3 954 


38357 


1 380 
380 
1 283 


= 


3 432 


1 462 
1 462 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1943 WEST 2300 600 
600 
1930 SGE 2300 3 360 
1949 CWES 2400 3 570 
6 930 
1942 CGE 6900 23S) 74 
5312 
1968 BBC 6900 11 180 
11 180 
1955 CWES 6900 2 250 
1955 CWES 6900 2 250 
4 500 
1929 SGE 6600 3 690 
1929 SGE 6600 3 690 
7 380 
1942 CWES 6900 2 800 
2 800 
1924 CWES 2300 1 200 
1924 CWES 2300 1 200 
1924 CWES 2300 1 200 
3 600 
1949 CWES 6900 3 400 
3° 400 
1922 CGE 13200 1 280 
1922 CGE 13200 1 280 
2 560 


HYDRO 

NICTAUX 

LATITUDE 44 55 
LONGITUDE 65 01 


NICTAUX RIVER 


OPERATING HEADS 


HAUTEUK DE CHUTE 


NORMAL 


NORMALE 


MAXIMUM MINIMUM 

MAXIMUM MINIMUM 

eee: eee ee 
116 115 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN 


PARADISE 
LATITUDE 44 50 
LONGITUDE 65745 


PARADISE BROOK 


142 141 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBiT ANNUEL MOYEN 


RIDGE 

LATITUDE 44 33 
LONGITUDE 65 36 
BEAR BIVER 


45 


AVERAGE ANNUAL PLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN 


ROSEWAY 
LATITUDE 43 46 
LONGITUDE 65 20 


ROSEWAY RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN 


RUTH FALLS 
LATITUDE 44 58 
LONGITUDE 62 30 
EAST RIVER 


S55) 33 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN 


SANDY LAKE 
LATITUDE 44 43 
LONGITUDE 63 55 


INDIAN RIVER 


38 38 


AVERAGE ANNUAL PLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN 


SISSIBOO FALLS 


LATITUDE 44 24 
LONGITUDE 65 54 
SISSIBOO RIVER 


26 26 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN 


TIDE WATER 
LATITUDE 4h 42 
LONGITUDE 63 53 


NORTH EAST BIVER 


28 28 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN 


TUSKET 
LATITUDE 43 53 
LONGITUDE 65 58 


TUSKET BIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN 


UPPER LAKE FALLS 


LATITUDE 44 09 
LONGITUDE 64 58 
ROSSIGNOL LAKE 


13 6 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN 


116 


142 


43 


33 


38 


26 


28 


11 


16 


51 


10 


44 


51 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER KPN 

ANNEE ET TURBINE T/MN 
FABRICANTS 

1954 DEW RF 600 
1950 cvIc RF 720 
1957 SMS RP 360 
1959 LEFP RF 180 
1931 CVIC RF 450 
1925 SMS RF 400 
1925 SMS RF 400 
1936 DEW RP 360 
1928 DEW RF 450 
1928 DEW RF 450 
1961 KMW RF 225 
1922 SMS RF 300 
1922 SAS RF 300 
1929 SSI RPK 225 
1929 MSI RPK 225 
1929 MSI BPK 225 
1929 DEW RPK 180 
1929 DEW RPK 180 


HEAD 


CHUTE 


156 


43 


34 
34 
33 


38 
38 


26 


28 
28 


Won 


11 
11 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


6 714 


S730 


3 954 


560 
276 


454 
454 
208 


Wrh 


1 865 
1 865 


5 968 


2 574 
2 574 


1 238 
238 
1 238 


- 


2 238 
2 238 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1954 cWES 6900 6 820 
6 390 
1950 CWES 6900 3 600 
3 600 
1957 CGE 6900 4 090 
4 000 
1921 CGE 6600 600 
1937 BP 2400 320 
920 
1925 SGE 6600 2 000 
1925 SSE 6600 2 000 
1936 MP 6600 2 970 
6 970 
1928 SGE 13200 1 600 
1928 SGE 13200 1 600 
3 200 
1961 CWES 6900 6 090 
6 000 
1922 CGE 13200 2 320 
1922 CGE 13200 2 320 
4 640 
1929 CWES 6600 720 
1929 CWES 6600 720 
1929 CWES 6600 720 
2 160 
1929 SGE 6600 2 700 
1929 SGE 6600 2 700 
5 400 


= 296— 


MAIN TURBINES 


HYDEO 
OPERATING HEADS 
HAUTEUR DE CHUTE 
MAXIMUM MINIMUM NORMAL 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE 
ellarereicicrore s/o Micin e's sisvclcieiie ers 
WEYMOUTH FALLS 38 36 37 
LATITUDE 44 24 
LONGITUDE 65 56 
SISSIBOO RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 11 
WHITE ROCK 18 17 18 
LATITUDE 45 04 
LONGITUDE 64 22 
GASPEREAUX RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 10 
WRECK COVE 363 351 358 
LATITUDE 46 32 
LONGITUDE 60 26 
CHETICAMP RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 10 
NEW BRUNSWICK - NOUVEAU-BRUNSWICK 
B J HARGROVE LTD 
HARGROVE 20 15 18 
LATITUDE 46 31 
LONGITUDE 67 36 
MCONQUART RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 
CCNSOLIDATED-BATHURST LTD 
GREAT FALLS 34 32 34 
LATITUDE 47 22 
LONGITUDE 65 54 
NEPISEQUIT RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 35 
DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES 
MUSQUASH 32 30 30 
LATITUDE 45 12 
LONGITUDE 66 21 
MUSQUASH RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 10 
EDMUNDSTON CORP OF 
GEEEN RIVER 8 7 Zi 
LATITUDE 47 27 
LONGITUDE 68 19 
GREEN RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 1 


TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 
MANUFACTURER RUNNER RPM 
ANNEE ET TURBINE T/MN 
FABRICANTS 
1961 KMW RF 257 
1967 KMW RF 257 
1952 cvic RF 200 
1978 MITI RF 450 
1978 MITI RF 450 
NOVA SCOTIA - TOTAL - 
1970 CBAR RF 600 
1978 CBAR RF 450 
1921 BOVG RF 300 
1921 BOVG BF 300 
1930 AC RF 300 
1920 SMS RF 300 
1920 SMS RF 300 
1930 Cac RF 240 
1984 AC EF 240 
1984 AC RF 240 


HEAD CAPACITY 
CHUTE CAPACITE 
M KW 
37 87.952 
37 8 952 
18 2 984 
351 102 948 
35) NO2 948 


NOUVELLE-ECOSSE 


20 168 
20 S27 
33) 3 730 
33 3 730 
34 4 103 
30 2,138 
30 2 738 
7 783 
8 1 000 
8 1 000 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1961 CWES 13800 9 000 
1967 CWES 13800 9 000 
18 000 
1952 CWES 6900 3 200 
3 200 
1978 CGE 13800 100 000 
1978 CGE 13800 100 000 
200 000 
361 402 
366 402 
1970 WEST 2300 150 
1978 EE 2300 350 
500 
500 
1921 CGE 4400 3 600 
1921 CGE 4400 3 600 
1930 CGE 4400 3 600 
10 800 
10 800 
1920 CGE 13200 2 320 
1920 CGE 13200 27320 
4 640 
4 640 
1930 WEST 2300 900 
1984 WEST 2400 1 000 
1984 WEST 2400 1 000 
2,900 


HYDEO 
OPERATING HEADS 
HAUTEUR DE CHUTE 
MAXIMUM MINIMUM NORMAL 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE 
a lane alectvokerel lM aiebaveteerecsre tore 
FRASER INC 
EDMUNDSTON 7 4 6 
LATITUDE 47 22 
LONGITUDE 68 20 
MADAWASKA RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 28 
MAINE-NEW BRUNSWICK ELEC POWER LTD 
TINKER 26 24 25 
LATITUDE 46 49 
LONGITUDE 67 46 
AROOSTOCK RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 71 
NEW BRUNSWICK ELECTRIC POWER COMM 
BEECHWOOD 18 9 18 
LATITUDE 46 33 
LONGITUDE 67 4n 
SAINT JOHN RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 637 
GRAND FALLS 41 34 39 
LATITUDE 47 03 
LONGITUDE 67 44 
SAINT JOHN RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN —- 395 
MACTAQUAC oT, 24 35 
LATITUDE 45 57 
LONGITUDE 66 52 
SAINT JOHN RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 755 
MILLTOWN 8 7 7 
LATITUDE 45 10 
LONGITUDE 67 18 
ST CROIX RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 71 
SISSON 44 34 44 
LATITUDE 47 16 
LONGITUDE 67 15 
SISSON LAKE 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 6 
TOBIQUE 23 18 24 
LATITUDE 46 46 
LONGITUDE 67 37 
TOBIQUE RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 80 


Ss) = 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM HEAD CAPACITY 
ANNEE ET TURBINE T/MN CHUTE CAPACITE 
FABRICANTS 

M KW 

1918 WH RF 134 U 746 
1918 WH RF 134 1 746 
1922 DEW RF 360 26 1 492 
1923 DEW RF 360 26 1 492 
1926 DEW RF 240 26 3 730 
1952 SMS RF 300 26 BY Sh) 
1965 CAC RPK 180 74) 24 618 
1957 DEW RPK 109 17 35}, 7/0) 
1958 DEW RPK 109 we 33 570 
1962 CAC RPK 106 17 41 403 
1928 CAC RF 164 38 14 920 
1929 CAC RF 164 38 14 920 
1930 CAC RF 164 33 14 920 
1931 CAC RF 164 38 14 920 
1968 DEW RPK 112 34 104 440 
1968 DEW RPK 112 34 104 440 
1968 DEW RPK 112 34 104 440 
1972 DEW RPK 112 34 104 440 
1979 LMW RPK 112 34 110 408 
1980 LMW EPK 112 34 110 408 
1920 WH RF 150 8 806 
1920 WH RF 150 8 806 
1920 WH RF 150 8 806 
1911 SMS RF 257 8 373 
1962 AC RPF 300 8 349 
1968 AC RPF 300 8 448 
1969 DEW RPF 257 8 625 
1965 CAC RF 257) 41 Sie 25) 
1953 SMS RPK PPh) 23 10 071 
1953 SMs RPK 225 23 10 071 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1918 CGE 6600 1 000 
1918 CGE 6600 1 000 
2 000 
2 000 
1922 CWES 12000 1 500 
1923 CWES 12000 1 500 
1926 CWES 12000 37520 
1952 CWES 12000 SV S70) 
1965 CWES 13800 20 800 
30 840 
30 840 
UE Sy/ CGE 13800 36 000 
1958 CGE 13800 36 000 
1962 WEST 13800 40 500 
112 500 
1928 CGE 6600 1S) 75:0 
1929 CGE 6600 nah 7/30) 
1930 CGE 6600 157750 
1931 CGE 6600 157750 
63 000 
1968 WEST 13800 102 600 
1968 WEST 13800 102 600 
1968 WEST 13800 102 600 
1972 WEST 13800 110 900 
1979 CGE 13800 110 000 
1980 CGE 13800 110 000 
637 800 
1920 CGE 600 700 
1920 CGE 600 700 
1920 CGE 600 700 
1947 CGE 600 250 
1962 CGE 600 300 
1968 ASEA 6600 400 
1969 WEST 6900 600 
3 650 
1965 CWES 6900 10 000 
10 000 
1953 CGE 6900 10 000 
1953 CGE 6900 10 000 


20 000 


846 950 


HYDRO 


OPERATING HEADS 


HAUTEUR DE CHUTE 


MAXIMUM 


MAXIMUM 


MINIMUM 


MINIMUM 


NORMAL 


NORMALE 


eee c cece cee Mec cece ccceees 


ST GEORGE PULP & PAPER CO LTD 


ST GEORGE 


LATITUDE 
LONGITUDE 


45 07 
66 50 


MAGAGUADAVIC RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN 


QUEBEC 


16 


BELLETERRE COMM HYDRO ELECT 


WINNEWAY 


LATITUDE 
LONGITUDE 


47 35 
78 33 


RIVIERE WINNEWAY 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


CENTRALE S P C inc 


CHICOUTIMI 


LATITUDE 
LONGITUDE 


48 25 
74 «04 


RIVIERE CHICOUTIMI 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


COATICOOK VILLE DE 


COATICOOK 


LATITUDE 
LONGITUDE 


45 08 
71 =48 


BIVIERE COATICOOK 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


18 


84 


42 


CONSOLIDATED - BATHURST INC 


GRAND BAIE#1 


LATITUDE 
LONGITUDE 


48 16 
70 51 


30 


14 


16 


82 


41 


30 


RIVIERE HA HA 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


GRAND BALE#2 23 23 
LATITUDE 48 16 
LONGITUDE 70 52 


RIVIERE HA HA 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


DOMINION TEXTILE INC 


MAGOG 8 7 
LATITUDE 45 17 
LONGITUDE 72 06 


LAC MEMPHREMAGOG 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN ~ 


45 


33 


18 


83 


34 


42 


30 


23 


7253 


HYDRO 
MAIN TURBINES MAIN GENERATORS 
TURBINES PRINCIPALES GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND YEAR AND 
MANUFACTURER RUNNER RPM HEAD CAPACITY MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET TURBINE T/MN CHUTE CAPACITE ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS FABRICANTS 
KW KW 
1902 BOVG RF 514 16 597 1950 EE 600 700 
1949 CBAR RF 514 16 S37, 1950 EE 600 700 
1902 BOVG RF 250 16 1 865 1978 GE 6900 50/0 
1902 BOVG RF 250 16 1 865 1978 GE 6900 1 500 
4 400 
4 400 
NEW BRUNSWICK - TOTAL - NOUVEAU-BRUNSWICK 903 030 
1938 Cac RF 257 16 1 044 1938 EE 2300 1 169 
1942 CAC RF 257 16 1 044 1942 EE 2300 A169 
2 338 
2 338 
1956 SMS RF 257 83 31 332 1953 GE 13800 32 000 
32 000 
32 000 
1927 WH RF 900 41 895 L927 EE 2400 720 
1927 WH RF 900 41 895 1927 EE 2400 720 
1 440 
1 440 
1917 SMS RF 450 30 1194 1917 WEST 2200 828 
828 
1918 SMS RF 400 23 522 1918 CGE 2200 460 
460 
1 288 
1920 WH RF 133 8 Nieett9 1920 CGE 2400 1 000 
1920 WH RF 133 8 1 119 1920 CGE 2400 1 000 
2 000 


000 


HY DRO 


OPERATING HEADS 


HAUTEUR DE CHUTE 


MAXIMUM MINIMUM NORMAL 


MAXIMUM MINIMUM NORMALE 


wee eee cee Mee cee cee eeee 


E B EDDY FOREST PRODUCTS LTD 


CHAUDIERE FALLS 


LATITUDE 45 25 
LONGITUDE 75 43 
OTTAWA RIVER 


12 10 11 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 566 


ERCO INDUSTRIES LTD 
BUCKINGHAM 
LATITUDE 45 35 


LONGITUDE Tey 5 
RIVIERE DU LIEVRE 


11 10 10 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 113 


FORESTIERS BELLERIVE-KA'N*ENDA INC 


MONT LAURIER 


LATITUDE 46 34 
LONGITUDE 5) 30) 
RIVIEKE DU LIEVRE 


7 4 6 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


HA&T JAUNE POWER CO 
FIFTY FOOT FALLS 
LATITUDE 51 49 


LONGITUDE 67 48 
EFETITE MANICOUAGAN L 


40 37 40 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN —- 85 


HYDRO QUEBEC 
ANSE ST JEAN 
LATITUDE 48 12 


LONGITUDE 70 47 
RIVIERE ST-JEAN 


7383 12 20 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 14 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER 
ANNEE ET TURBINE 
FABRICANTS 

1955 CAC RF 
1955 CAC RF 
13955 CAC RF 
1914 SMS RF 
1915 SMS RF 
1920 SMS RF 
1928 SMS RF 
1936 cac RP 
1937 LEIT RF 
1951 DB RF 
1951 DB RF 
1960 EEC RF 
1960 EEC RF 
1960 EEC RF 
1957 GGG RF 


RPM 


T/MN 


164 


164 


165 
165 
165 
165 
225 


100 
180 
180 


200 
200 
200 


HEAD 


CHUTE 


12 


urs 


wowowww 


sanw~ 


37 
37 
37 


20 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


4 103 
4 103 
4 103 


492 
492 
492 
492 
865 


= 2 = a 


485 


ib UE) 


16 412 
16 412 
16 412 


448 


HYDRO 


MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1913 SGE 2300 4 000 
1913 SGE 2300 4 000 
11S SGE 2300 3750 
11 750 
115750 
1914 CGE Z5 i lene }7 AS) 
1915 CGE 2300 1 440 
1920 CGE 2300 1 440 
1928 CGE 2300 1 440 
1939 CGE 2300 1 836 
P53 
#934 
1937 GE 2400 560 
1951 GE 2400 900 
1951 GE 2400 900 
2 360 
2 360 
1960 CWES 13800 16 150 
1960 CWES 13800 16 150 
1960 CWES 13800 16 150 
48 450 
48 450 
1957 EE 2400 400 
400 


HYDRO 
OPERATING HEADS 
HAUTEUR DE CHUTE 
MAXIMUM MINIMUM NORMAL 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE 
ccc cc ccc cee Mec cscs cceeces 

BEAUHARNOIS 25 23 24 
LATITUDE 45 19 


LONGITUDE i355 
FLEUVE SI-LAUBRENT 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 6 593 
BEAUMONT 41 36 39 
LATITUDE 45 32 


LONGITUDE 72 49 
RIVIERE ST-MAURICE 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 428 
BERSIMIS #1 266 187 264 
LATITUDE 47 18 

LONGITUDE 69733 

KIVIERE BERSIMiIS 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 298 
BERSIMIS #2 119 86 116 
LATITUDE 49 11 

LONGITUDE 69 13 

RIVIEKE bERSIMIS 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 343 
BRYSON 37 12 18 
LATITUDE 45 4O 

LONGITUDE 76 38 


RIVIERE OUTAOUAIS 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 438 


=" 33S 


MAIN TURBINES 


TORBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM 

ANNEE ET TURBINE T/MN 
FABRICANTS 

1932 DEW RF 75 
1932 DEW RF 75 
1932 DEW RF £5 
1932 DEW RF WS) 
1934 DEW RF 75 
1935 DEW RF BS) 
1935 DEW RF 75 
1939 DEW RF 75 
1941 DEW RF 75 
1941 DEW RF 75 
1948 DEW RF Us) 
1950 DEW RF 75 
1950 CAC RF 75 
1951 DEW RF as 
1951 CAC RF 75 
1951 CAC RF US 
1952 CAC RF 75 
1952 DEW RF 75 
1953 CAC RF 73) 
1953 DEW RF a5 
1953 CAC RF Th) 
1959 EE RPF 95 
1959 EE RPF 95 
1959 EE RPF 95 
1959 EE RPF 95 
1959 EE RPF 95 
1960 EE RPF 95 
1960 EE RPF 95 
1960 EE RPF 95 
1961 EE RPF 95 
1961 EE RPF 95 
1981 DEW RF 75 
1982 DEW RF 75 
1983 DEW RF 15 
1983 DEW RF 1S 
1983 DEW RF 75 
1958 CAC RF 120 
1958 CAC RF 120 
1958 Cac RF 120 
1958 CAC RF 120 
1959 CAC RF 120 
1959 CAC RF 120 
1956 EE RF 277 
1956 EE RF 207. 
1957 NEYC RF 277 
1957 EE RF 277 
1957 EE RF 277 
1958 NEYC RF 277 
1958 NEYC RF 277 
1959 NEYC RF 277 
1959 DEW RF 164 
1959 DEW EF 164 
1959 DEW RF 164 
1960 DEW RF 164 
1960 DEW RF 164 
1925 REL EF 120 
1929 MSI KF 120 
1981 DEW KPF 120 


HEAD 


CHUTE 


18 
18 


CAPACITY 


CAPACITE 


1S 


=) 


538 
538 
538 
538 
538 
538 
538 
538 
538 
538 
538 
030 
776 
030 
776 
776 
776 
030 
776 
030 
776 
980 
980 
980 
980 
980 
980 
980 
980 
980 
980 
341 
341 
341 
341 
341 


030 
030 
030 
030 
030 
030 


296 
296 
296 
296 
296 
296 
296 
296 


280 
280 
280 
280 
280 


T72 
172 
588 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 

KW 


1932 CGE 13200 37 300 
1932 CGE 13200 37 300 


1932 CGE 13800 40 000 
1932 CGE 13800 40 000 
1934 OERL 13800 40 000 
1935 CGE 13800 40 000 
1935 CGE 13800 40 000 
1939 CGE 13200 37 300 
1941 CGE 13200 37 300 
1941 CGE 13200 37 300 
1948 CGE 13200 37 300 
1950 CWES 13800 40 000 
1950 CGE 13800 41 120 
1951 CWES 13800 40 000 
1951 CGE 13800 41 120 
1951 CGE 13800 41 120 
1952 CGE 13800 40 000 
1952 CGE 13800 40 000 
1953 CGE 13800 40 000 
1953 CGE 13800 40 000 


1953 CWES 13800 40 000 
1959 CWES 13800 554250 
1959 CWES 13800 55 250 
1959 CWES 13800 5515250 
1959 CWES 13800 5582510 
1959) CWES 13800 55 250 
1960 CWES 13800 5548250 


1960 CWES 13800 55 250 
1960 CWES 13800 55 250 
1961 CWES 13800 5592510 
1961 CWES 13800 55 250 
1981 GE 13800 46 750 
1982 GE 13800 46 750 
1983 GE 13800 46 750 
1983 GE 13800 46 750 
1983 GE 13800 46 750 
1 613 410 

1958 CGE 13800 40 500 
1958 CGE 13800 40 500 
1958 CGE 13800 40 500 
1958 CGE 13800 40 500 
1959 CGE 13800 40 500 
1959 CGE 13800 40 500 
243 000 


1956 MVIC 13800 114 000 
1956 MVIC 13800 114 000 
57 CGE 13800 114 000 
1957 MVIC 13800 114 000 
1957 MVIC 13800 114 000 


1958 CGE 13800 114 000 
1958 CGE 13800 114 000 
1959 CGE 13800 114 000 

912 000 
1959 CGE 13800 131 000 
1959 CGE 13800 131 000 
1959 CGE 13800 131 000 
1960 CGE 13800 131 000 
1960 CGE 13800 131 000 

655 000 
1925 CWES 6600 18 000 
1929 CWES 6600 18 000 
1981 GE 6600 25 000 

61 000 


HYDRO 
OPERATING HEADS 
HAUTEUR DE CHUTE 
MAXIMUM MINIMUM NORMAL 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE 
sidiotereleisisl sri iMac ecletase 
CARILLON 20 17 19 
LATITUDE 45 34 
LONGITUDE 74 23 
RIVIERE OUTAOUAIS 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 2 053 
CHELSEA 31 20 30 
LATITUDE 45 31 
LONGITUDE 75 47 
RIVIERE GATINEAU 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 328 
CHUTE BELL 16 16 16 
LATITUDE 45 46 
LONGITUDE 74 41 
RIVIERE ROUGE 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 103 
CHUTE BURROUGHS 55 53 54 
LATITUDE 45 09 
LONGITUDE 72 01 
RIVIERE NIGER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 10 
CHUTE GARNEAU 10 9 10 
LATITUDE 48 23 
LONGITUDE 71 02 
RIVIERE CHICOUTIMI 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 39 
CHUTE HEMMINGS 17 14 16 
LATITUDE 45 52 
LONGITUDE 72 27 
RIVIERE ST-FRANCOIS 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 241 
CHUTE-DES-CHATS 17 8 15 
LATITUDE 45 29 
LONGITUDE 76 14 
RIVIERE OUTAOUAIS 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 1 247 
CORBEAU 5 3 5 
LATITUDE 46 19 
LONGITUDE 75 57 
RIVIERE GATINEAU 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 304 
DRUMMONDVILLE 10 8 9 
LATITUDE 45 53 
LONGITUDE 72 29 
RIVIERE ST-FRANCOIS 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 247 


= 34 f= 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM 
ANNEE ET TURBINE T/MN 
FABRICANTS 

1962 DEW RPK 97 
1962 DEW RPK 97 
1962 DEW RPK 97 
1962 DEW RPK 97 
1963 DEW RPK 97 
1963 DEW RPK 97 
1963 DEW RPK 97 
1963 DEW RPK 97 
1963 DEW RPK 97 
1963 DEW RPK 97 
1964 DEW RPK 97 
1964 DEW RPK 97 
1964 DEW RPK 97 
1964 DEW RPK 97 
4927 DEW RF 100 
1927 DEW RF 100 
1927 DEW RF 100 
1929 DEW RF 100 
1939 DEW RF 100 
1915 AC RF 207 
1995 AC RF 277 
1920 AC RF 207 
1929 MST RF 600 
1925 WYSss RPF 180 
1925 DEW RF 150 
1925 DEW RF 150 
1925 DEW RF 150 
1925 DEW RF 150 
1925 DEW RF 150 
1925 DEW RF 150 
1931 DEW RPF 120 
1931 DEW RPF 120 
1931 DEW RPF 120 
1931 DEW RPF 120 
1926 MVIC RPF 150 
1926 mVIC RPF 150 
1910 BOVG RF 100 
1910 BOVG RF 100 
1925 DEW RPF 138 
1925 DEW RPF 138 


HEAD 


CHUTE 


16 


16 


55 


10 


omooo 


CAPACITY 


CAPACITE 


= 


$eeerrte 


fenrp 


760 
760 
760 
760 
760 
760 
760 
760 
760 
760 
760 
760 
760 
760 


364 
364 
364 
364 
364 


790 
790 
790 


492 


574 


178 
178 
178 
178 
178 
178 


888 
8&8 
888 
888 


932 
932 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1962 CGE 13800 46 750 
1962 CGE 13800 46 750 
1962 CGE 13800 46 750 
1962 CGE 13800 46 750 
1963 CGE 13800 46 750 
1963 CGE 13800 46 750 
1963 CGE 13800 46 750 
1963 CGE 13800 46 750 
1963 CGE 13800 46 750 
1963 CGE 13800 46 750 
1964 CGE 13800 46 750 
1964 CGE 13800 46 750 
1964 CGE 13800 46 750 
1964 CGE 13800 46 750 
654 500 
1927 CWES 6600 28 800 
1927 CWES 6600 28 800 
1927 CWES 6600 28 800 
1929 CWES 6600 28 800 
1939 CWES 6600 28 800 
144 000 
1915 CGE 2300 1 600 
1915 CGE 2300 1 600 
1920 CGE 2300 1 600 
4 800 
1929 CGE 4000 1 600 
1 600 
1925 CWES 12500 2 240 
2 240 
1925 CGE 2300 4 800 
1925 CGE 2300 4 800 
1925 CGE 6600 4 800 
1925 CGE 6600 4 800 
1925 CGE 6600 4 800 
1925 CGE 6600 4 800 
28 800 
1193)1 CWES 13800 PRPS SENS) 
1931 CWES 13800 226325 
1931 CWES 13800 PPS BEN) 
1931 CWES 13800 221325 
89 300 
1926 EM 2400 1 000 
19 26 EM 2400 1 000 
2 000 
1910 CWES 4000 2 500 
1910 CWES 4000 2 500 
1925 CWES 4000 4 800 
1925 CWES 4000 4 800 
14 600 


HY DRO 
OPERATING HEADS 
HAUTEUR DE CHUTE 
MAXIMUM MINIMUM NORMAL 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE 
ofarstefoustereye ete Seysiserevalotcrelatets 
GRAND-MERE 27 22 25 
LATITUDE 45 37 
LONGITUDE 72 41 
RIVIERE ST-MAURICE 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 600 
HULL #2 12 7 10 
LATITUDE 45 43 
LONGITUDE 75 21 
RIVIERE OUTAOUAIS 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 269 
LG 2 143 96 140 
LATITUDE 53 47 
LONGITUDE 77 28 
RIVIERE LA GRANDE 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 2 502 
Laces 82 75 77 
LATITUDE 53 44 
LONGITUDE 75 59 
RIVIERE LA GRANDE 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 1 091 
LG4 121 108 117 
LATITUDE 53 52 
LONGITUDE 73 28 
BIVIERE LA GRANDE 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 1 023 
LA GABELLE 19 15 18 
LATITUDE 46 27 
LONGITUDE 72 44 
RIVIERE ST-MAURICE 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 657 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 
MANUFACTURER 
ANNEE ET 
FABRICANTS 
1915 IPM 
1915 IPM 
1915 IPM 
1916 IPM 
1916 IPM 
1916 IPM 
1921 IPM 
1922 IPM 
1984 DEW 
1920 BOVG 
1920 JMV 
1923 JMV 
1969 AC 
1979 DEW 
1979S MIL 
1979 DEW 
1979 MIL 
1980 DEW 
1980 MIL 
1980 DEW 
1980 MIL 
1980 DEW 
1980 MIL 
1980 DEW 
1981 MIL 
1981 DEW 
1981 MIL 
1981 DEW 
1981 MIL 
1982 DEW 
1982 DEW 
1982 DEW 
1983 DEW 
1983 DEW 
1983 DEW 
1983 DEW 
1983 DEW 
1983 DEW 
1983 DEW 
1984 DEW 
1984 DEW 
1984 MIL 
1984 MIL 
1984 MIL 
1984 MIL 
1984 MIL 
1984 MIL 
1970 DEW 
1971 DEW 
1972 DEW 
1973 DEW 
1975 DEW 


S55 


RUNNER 


TURBINE 


RF 
RF 


RPM 


T/MN 


120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
112 


120 
120 
120 
100 


133 
133 
133 
133 
133 
133 
133 
133 
133 
133 
133 
133 
133 
133 
133 
133 


112 
112 
112 
112 
112 
112 
112 
112 
112 
112 
112 
112 


129 
129 
129 
129 
129 
129 


120 
120 
120 
120 
120 


HEAD 


CHUTE 


117 
117 
ete) 
117 
117 
117 


17 
17 
17 
17 
17 


CAPACITY 


CAPACITE 


412 
412 
412 
412 
412 
412 
412 
412 
380 


595 
595 
595 
444 


700 
700 
700 
700 
700 
700 
700 
700 
700 
700 
700 
700 
700 
700 
700 
700 


004 
004 
004 
004 
004 
004 
004 
004 
004 
004 
004 
004 


000 
000 
000 
000 
000 
000 


975 
348 
975 
975 
378 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FPABRICANTS 
KW 
1915 CWES 6600 Sa gizo 
1915 CWES 6600 18 000 
1915 CWES 6600 UES 7/743) 
1916 CWES 6600 LSaiZ5 
1916 CWES 6600 ike) o/?43) 
1916 CWES 6600 1725 
1921 CWES 6600 ifoy tf) 
1922 CWES 6600 Vo EZ 
1984 CWES 6600 21 500 
149 575 
1920 MAW 2300 5 760 
1920 MAW 2300 5 760 
1923 MAW 2300 5 760 
1969 CGE 6900 10 000 
27 280 
T3979 CGE 13800 333 000 
1979 ASM 13800 333 000 
1979 CGE 13800 333 000 
1979 ASM 13800 333 000 
1980 CGE 13800 333 000 
1980 ASM 13800 333 000 
1960 CGE 13800 333 000 
1980 ASM 13800 333 000 
1980 CGE 13800 333 000 
1980 ASM 13800 333 000 
1980 CGE 13800 333 000 
1981 ASM 13800 333 000 
1981 CGE 13800 333 000 
1981 ASM 13800 333 000 
1981 CGE 13800 333 000 
1981 ASM 13800 333 000 
5 328 000 
1982 MIL 13800 192 000 
1982 MIL 13800 192 000 
1982 MIL 13800 192 000 
1983 MIL 13800 192 000 
1983 MIL 13800 192 000 
1983 MIL 13800 192 000 
1983 MIL 13800 192 000 
1983 MIL 13800 192 000 
1983 MIL 13800 192 000 
1983 MIL 13800 192 000 
1984 MIL 13800 192 000 
1984 MIL 13800 192 000 
2 304 000 
1984 MIL 13800 294 500 
1984 MIL 13800 294 500 
1984 MIL 13800 294 500 
1984 MIL 13800 294 500 
1984 MIL 13800 294 500 
1984 MIL 13800 294 500 
1 767 000 
1970 CWES 6600 27 360 
1971 CWES 6600 PAT t/P2'5) 
1972 CWES 6600 27 360 
1973 CWES 6600 27 360 
1975 CWES 6600 ZON TTS 


136 580 


HYDEO 
OPERATING HEADS 
HAUTEUK DE CHUTE 
MAXIMUM MINIMUM NORMAL 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE 
See er er 
LA TUQUE 35 33 35 
LATITUDE 47 27 
LONGITUDE 72 48 
KIVIERKE ST-MAURICE 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 495 
LES CEDRES 14 10 12 
LATITUDE 45 18 
LONGITUDE 74 02 
FLEUVE ST-LAURENT 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN —- 1 623 
MAGPIE 9 6 8 
LATITUDE 50 19 
LONGITUDE 64 27 
RIVIERE MAGPIE 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 186 
MANIC #1 37 35 37 
LATITUDE 49 14 
LONGITUDE 68 20 
RIVIEKE MANICOUAGAN 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 195 
MANIC #2 us) 70 71 
LATITUDE 49 20 
LONGITUDE 68 26 
RIVIERE MANICOUAGAN 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN —- 1:451 
MANIC #3 97 94 95 
LATITUDE 49 44 
LONGITUDE 68 36 
RIVIERE MANICOUAGAN » 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 822 
MANIC #5 152 146 151 
LATITUDE 50 39 
LONGITUDE 68 44 
BIVIERE MANICOUAGAN 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 726 


= 36r— 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM 
ANNEE ET TURBINE T/MN 
FABRICANTS 

1940 DEW RF 112 
1940 DEW RF 112 
1940 DEW RF 112 
1943 DEW RF 112 
1955 DEW RF 112 
1984 DEW RF 112 
1914 IPM RF 56 
1914 IPM RF 56 
1914 IPM RF 56 
1914 IPM RF 56 
1914 WSM RF 54 
1914 WSM RF 54 
1914 WSM RF 54 
1914 IPM RF 56 
1914 IPM RF 56 
1916 IPM RF 56 
1918 IPM RF 56 
1918 IPM RF 56 
1922 DEW RF 56 
1922 DEW RF 56 
1923 DEW RF 56 
1924 DEW RF 56 
1924 DEW RF 56 
1924 DEW RF 56 
1961 LEFF RF 144 
1961 LEFF RF 144 
1966 CAC RF 100 
1966 CAC RF 100 
1967 Cac RF 100 
1965 DEW RF 120 
1965 DEW RF 120 
1965 DEW RF 120 
1965 DEW RF 120 
1965 DEW RF 120 
1966 DEW RF 120 
1966 DEW RF 120 
1967 DEW RF 120 
1975 DEW RF 129 
1976 DEW RF 129 
1976 DEW RF 129 
1976 DEW RF 129 
1976 DEW RF 129 
1976 DEW RF 129 
1970 MIL RF 180 
1970 MIL RF 180 
1970 MIL RF 180 
1970 MIL RF 180 
1970 MIL RF 180 
1971 MIL RF 180 
1971 MIL RF 180 
1971 MIL RF 180 


HEAD 


CHUTE 


37 
37 
37 


70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 


94 
94 
94 
94 
94 
94 


150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 


CAPACITY 


CAPACITE 


WOWMWUWUWWUUUWUWUWOUWUWWWUWYH 


BE} 
59 
59 


197 
197 
<)2/ 
197 
554 
890 


437 
437 
437 
437 
437 
437 
437 
437 
437 
437 
437 
437 
437 
437 
437 
437 
437 
437 


119 
119 


680 
680 
680 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1940 CGE 11000 36 000 
1940 CGE 11000 36 000 
1940 CGE 11000 36 000 
1943 CGE 11000 36 000 
1955, CGE 11000 36 000 
1984 CGE 11000 36 000 
216 000 
1914 CGE 6600 9 000 
19974 CGE 6600 9 000 
1914 CGE 6600 9 000 
1914 CGE 6600 9 000 
1914 CGE 6600 9 000 
19194 CGE 6600 9 000 
1914 CGE 6600 9 000 
1914 CGE 6600 9 000 
1914 CGE 6600 9 000 
1916 CGE 6600 9 000 
1918 CGE 6600 9 000 
1918 CGE 6600 9 000 
1922 CGE 6600 9 000 
1922 CGE 6600 9 000 
1923 CGE 6600 9 000 
1924 CGE 6600 9 000 
1924 CGE 6600 9 000 
1924 CGE 6600 9 C00 
162 000 
1961 CGE 600 $00 
1961 CGE 600 900 
1 800 
1966 NEYC 13800 61 470 
1966 NEYC 13800 61 470 
1967 NEYC 13800 61 470 
184 410 
1965 CGE 13800 126 900 
1965 CGE 13800 126 900 
1965 CGE 13800 126 900 
1965 CGE 13800 126 900 
1965 CGE 13800 126 900 
1966 CGE 13800 126 900 
1966 CGE 13800 126 900 
1967 CGE 13800 126 900 
1015 200 
1975 MIL 13800 197 200 
1976 MIL 13800 197 200 
1976 MIL 13800 197 200 
1976 MIL 13800 197 200 
1976 MIL 13800 197 200 
1976 MIL 13800 197 200 
1 183 200 
1970 MIL 13800 161 500 
1970 MIL 13800 161 500 
1970 MIL 13800 161 500 
1970 MIL 13800 161 500 
1970 MIL 13800 161 500 
1974 MIL 13800 161 500 
1971 MIL 13800 161 500 
1971 MIL 13800 161 500 


HAUTEUR DE CHUTE 


HEADS 


MINIMUM 


MINIMUM 


NORMAL 


NOBMALE 


cece ccc cee Merc eee ccceccs 


HYDRO 
OPERATING 
MAXIMUM 
MAX IMUM 
MITIS #1 39 
LATITUDE 48 36 


LONGITUDE 68 08 
RIVIERE MITIS 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 
MITIS #2 24 
LATITUDE 48 37 

LONGITUDE 68 09 

RIVIERE MITIS 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 
OUTARDES # 2 84 
LATITUDE 49 08 

LONGITUDE 68 23 


RIVIERE AUX OUTARDES 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 
OUTARDES #3 226 
LATITUDE 49 33 

LONGITUDE 68 44 


RIVIERE-AUX-OUTARDES 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 
OUTARDES #4 135 
LATITUDE 49 42 

LONGITUDE 68 56 
RIVIERE-AUX-OUTARDES 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 
PAUGAN 43 
LATITUDE 45 49 


LONGITUDE 75/56 
XIVIERE GATINEAU 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


EONT ARNAULT 16 


LATITUDE 71 08 
LCNGITUDE 48 25 
BIVIERE CHICOUTIMI 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 
EREMIERE CHUTE 25 
LATITUDE 47 36 


LONGITUDE 79 27 
RIVIERE OUTAOUAIS 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 
RAPIDE #2 21 
LATITUDE 48 56 

LONGITUDE 78 35 

RIVIERE OUTAOUAILS 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 
RAPIDE #7 23 
LATITUDE 47 46 

LCNGITUDE 78 19 


RIVIERE OUTAOUAIS 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


37 


MOYEN 


22 


MOYEN 


82 


MOYEN 


99 


MOYEN 


MOYEN 


17 


MOYEN 


24 


MOYEN 


14 


MOYEN 


14 


MOYEN 


37 


40 


23 


35) 


83 


409 


145 


388 


122 


380 


41 


329 


17 


33 


22 


358 


20 


23 


20 


199 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER KPM 

ANNEE ET TURBINE T/MN 
FABRICANTS 

1922 MSI RF 400 
1929 MSI RF 327 
1947 MSI RF 200 
1978 MIL RF 129 
1978 MIL RF 129 
1978 MIL RF 129 
1969 DEW RF 164 
1969 DEW RF 164 
1969 DEW RF 164 
1969 DEW RF 164 
1969 NEYC RF 164 
1969 NEYC RF 164 
1969 NEYC RF 164 
1969 NEYC RF 164 
1928 DEW RF 128 
1928 DEW RF 128 
1928 DEW RF 128 
1931 DEW RF 128 
1956 DEW RF 128 
1983 DEW RF 128 
1984 DEW RF 128 
1912 SMS RF 277 
1917 Sas RF 277 
1917 SUS RF 277 
1968 DEW RF 90 
1969 DEW RF 90 
1969 DEW RF 90 
1975 DEW RF 90 
1954 DEW RF 120 
1954 DEW RF 120 
1956 DEW RF 120 
1964 DEW RF 120 
1941 DEW RF 112 
1941 DEW RF 112 
1941 DEW RF 112 
1949 DEW RF 112 


HEAD 


CHUTE 


37 
37 


23 


82 
82 
82 


144 
144 


121 
121 


17 
a, 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


2 760 
4 401 


154 422 
154 422 
154 422 


"92 468 
192 468 
192 468 
192 468 


161 136 
161 136 
161 136 
161 136 


25 364 
25 364 
25 364 
25 364 
35 062 
32 078 
32 078 


1 865 
865 
1 865 


_ 


31 630 
31 630 
31 630 
31 630 


41) 936 
11 936 
11 936 
11 936 


11 936 
11 936 
11 936 
41 936 


MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER 


ANNEE ET 
FABRICANTS 


1922 CWES 
1929 CWES 


1947 CWES 


1978 MIL 
1978 MIL 
1978 MIL 
1969 CGE 
1969 CGE 
1969 CGE 
1969 CGE 
1969 CGE 
1969 CGE 
1969 CGE 
1969 CGE 


1928 CWES 
1928 CWES 


1928 CWES 
1931 CKES 
1956 CGE 


1983 CWES 
1984 CWES 


1912 CWES 
1917 CWES 
1917 CWES 


1968 CWES 
1969 CWES 
1969 CWES 
1975 CWES 


1954 cwWES 
1954  CWES 
1956 CGE 
1964 CGE 


1941 CWES 
1941 CWES 
1941 CWES 
1949S CWES 


VOLTS 


VOLTS 


4000 
4160 


4160 


13800 
13800 
13800 


13800 
13800 
13800 
13800 


13800 
13800 
13800 
13800 


6600 
6600 
6600 
6600 
6600 
6600 
6600 


2200 
2200 
2200 


13800 
13800 
13800 
13800 


6900 
6900 
6900 
6900 


13800 
13800 
13800 
13800 


HYDRO 


CAPACITY 


CAPACITE 


Kw 


151 
151 


300 
300 


HYDRO 
OPERATING HEADS 
HAUTEUR DE CHUTE 
MAXIMUM MINIMUM NORMAL 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE 
eee c ewe cee Mee cscs cecceee 
BAPIDE BLANC 35 FAS) 33 
LATITUDE 47 48 
LONGITUDE 72 59 
RIVIERE ST-MAURICE 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - )535) 
RAPIDE DES ILES 28 18 27 
LATITUDE 47 35 
LONGITUDE 78 21 
RIVIERE OUTAOUAIS 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 379 
RAPIDE FARMERS 21 13 20 
LATITUDE 45 30 
LONGITUDE 75 47 
RIVIERE GATINEAU 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 327 
bKAFIDE-DES-QUINZE 27 18 26 
LATITUDE 47 35 
LONGITUDE 79 18 
RIVIERE OUTAOUAIS 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBiIT ANNUEL MOYEN - 340 
BAWDON 16 13 16 
LATITUDE 46 03 
LONGITUDE 73 44 
RIVIERE OUAREAU 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 728) 
RIVIERE DES PRAIRIES 8 6 8 
LATITUDE 45 35 
LONGITUDE 73539 
RIVIERE DES PRAIRIES 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 1 123 
SEPT CHUTES 124 121 124 
LATITUDE 47 07 
LONGITUDE 70 50 
RIV STE-ANNE DU N. 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN — 12 
SHAWINIGAN #2 46 45 44 
LATITUDE 46 32 
LONGITUDE 72 46 
RIVIERE ST-MAURICE 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 431 
SHAWINIGAN #3 46 45 44 
LATITUDE 46 32 
LONGITUDE 72 46 
BRIVIERE ST-MAURICE 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 233 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM 

ANNEE ET TURBINE T/MN 
FABRICANTS 

1934 IPM RF 109 
1934 IPM RF 109 
1934 IPM RF 109 
1934 IPM RF 109 
1943 IPM RF 109 
1955 DEW RF 109 
1966 DEW RF 95) 
1967 DEW RF 95 
1967 DEW RF 95 
1973 DEW RF 95 
1927 DEW RF 90 
1927 DEW RF 90 
1927 DEW RF 90 
1929 DEW RF 90 
1947 DEW RF 90 
1923 DEW RF 187 
1923 DEW RF 187 
1928 DEW RF 167 
1951 CAC RF 107 
1955 CAC BF 106 
1984 DEW RF 167 
1928 DEW RPF 300 
1929 DEW RP 86 
1929 DEW RP 86 
1929 CAC RP 86 
1929 CAC RP 86 
1930 DEW RP 86 
1930 Cac RP 86 
1916 AC RF 630 
1916 AC RF 630 
1916 AC RF 630 
1916 AC RF 630 
1911 IPM RF Pops) 
1911 IPM RF 220 
1913 IPM RF 22D) 
1914 IPM RF 225 
1914 IPM RF 225 
1922 IPM RF 138 
1928 IPM RF 138 
1929 IPM RF 138 
1983 DEW RF 120 
1984 DEW RF 120 
1984 DEW RF 120 


HEAD 


CHUTE 


26 
26 


14 


[coo ode ode ome occ) 


UBS 
125 


44 
44 


CAPACITY 


CAPACITE 


37 
37 


DADDAD 


PS eS 


58 
58 


300 
300 


565 
565 
952 
952 
565 
952 


476 
476 
476 
476 


801 
801 
801 
801 
801 
078 
078 
078 


934 
934 
934 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1934 CWES 11000 30 600 
1934 CWES 11000 30 600 
1934 CWES 11000 30 600 
1934 CWES 11000 30 600 
1943 CWES 11000 30 600 
1955 ASEA 11000 30 600 
183 600 
1966 CWES 13800 36 630 
1967 CWES 13800 36 630 
1967 CWES 13800 36 630 
1973 CWES 13800 36 630 
146 520 
no27 CGE 6600 1S ZS 
1927 CGE 6600 20 000 
1927 CGE 6600 20 000 
1929 CGE 6600 20 000 
1947 CGE 6600 19 t25 
98 250 
1923 ASEA 11000 8 000 
19723 ASEA 11000 8 000 
1928 ASEA 11000 10 800 
1951 CGE 11000 26 000 
1955 CGE 13200 26 000 
1984 ASEA 11000 11 000 
89 800 
1928 ASEA 6600 1 720 
ee Z0 
19:29 CGE 12000 7 500 
1929 CGE 12000 7 500 
WIZ CGE 12000 7 S00 
1929 CGE 12000 711500 
1930 CGE 12000 7 500 
1930 CGE 12000 7 S00 
45 000 
19 16 CGE 6600 4 680 
1916 CGE 6600 4 680 
1916 CGE 6600 4 680 
1916 CGE 6600 4 680 
18 720 
1911 CWES 6600 14 000 
1911 CWES 6600 14 000 
Ws} CWES 6600 15 000 
1914 CWES 6600 15 000 
1914 CWES 6600 15 000 
1922 CGE 11000 30 000 
1928 CGE 11000 30 000 
1929 CGE 11000 30 000 
163 000 
1983 CGE 13800 57 300 
1984 CGE 13800 57 300 
1984 CGE 13800 57 300 
171 900 


HAUTEUR DE CHUTE 


HEADS 


MINIMUM 


MINIMUM 


NOBMAL 


NORMALE 


eee ce cee Mee cece coc eeee 


HYDRO 
OPERATING 
MAXIMUM 
MAXIMUM 
SHERBROOKE 17 
LATITUDE 45 24 
LONGITUDE U2 Bis 


RIVIERE MAGOG 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


ST ALBAN 22 


LATITUDE 46 42 

LONGITUDE 72 05 

RIVIERE STE-ANNE 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


ST NARCISSE 49 


LATITUDE 46 33 

LONGITUDE APS 

BIVIERE BATISCAN 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


ST BAPHAEL 73 
LATITUDE 46 48 
LONGITUDE 70 45 


RIVIERE DU SUD 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


TRENCHE 49 


LATITUDE 45 45 
LONGITUDE Zoe 
RIVIERE ST-MAURICE 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


HY DRO-SHERBROOKE 
DEUMMOND 4 


LATITUDE 45 24 

LONGITUDE Wi 53 

RIVIERE MAGOG 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


EUSTIS 14 
LATITUDE 45 18 
LONGITUDE 71 «+53 


RIVIERE COATICOOK 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


FRONTENAC 13 


LATITUDE 45 24 

LONGITUDE 71 «+54 

RIVIERE MAGOG 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


PATON U 


LATITUDE 45 24 

LONGITUDE 71°=«54 

RIVIERE MAGOG 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


ROCK FOREST 10 


LATITUDE 45 20 

LONGITUDE 72 00 

RIVIERE MAGOG 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


13 


MOYEN 


19 


MOYEN 


45 


MOYEN 


67 


MOYEN 


47 


MOYEN 


MOYEN 


12 


MOYEN 


12 


MOYEN 


MOYEN 


MOYEN 


17 


39 


21 


62 


44 


89 


68 


10 


48 


401 


18 


13 


12 


18 


18 


0 


18 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM 

ANNEE ET TURBINE T/MN 
FABRICANTS 

1910 JM RF 360 
1910 JM BF 360 
1910 JM RF 360 
1927 MVIC RPF 360 
1926 DEW RF 187 
1926 DEW RF 187 
1921 BOVG RF 600 
1921 BOVG RF 600 
1921 BOVG RF 600 
1950 DEW RF 129 
1950 DEW RF 129 
1954 DEW RF 129 
1982 DEW RF 129 
1983 DEW RF 129 
1984 DEW RF 129 
1928 DEW RPF 120 
1928 MSI RPF 105 
1930 SMS RF 450 
1917 BOVG RF 300 
1917 BOVG RF 300 
1926 DEW RPF 180 
1926 DEW RPF 180 
1911 SMS RF 180 
1914 Sams RF 180 


HEAD 


CHUTE 


17 
7 
17 


20 


45 
45 


71 
71 
aa 


12 


12 
12 


ww 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


= 


48 
48 
48 
51 
51 
51 


1 
1 


994 
994 
994 


984 


281 
281 


119 
119 
119 


490 
490 
490 
399 
399 
399 


746 
298 


354 


082 
082 


821 
821 


119 
119 


HYDRO 


MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 

MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 

FABRICANTS 

KW 

1910 GE 2300 iow 
1910 GE 2300 Ua 
1910 GE 2300 752 
2 256 
1927 CGE 2000 3 000 
3 000 
1926 CWES 6600 7 500 
1926 CWES 6600 7 500 
15 000 
1921 CWES 2300 850 
1924 CWES 2300 850 
1921 CWES 2300 850 
2550 
1950 CGE 13800 47 700 
1950 CGE 13800 47 700 
1951 CGE 13800 47 700 
1982 CGE 13800 50 000 
1983 CGE 13800 50 000 
1984 CGE 13800 50 000 
293 100 
21 707 011 
1928 CGE 2300 580 
1928 CGE 2300 300 
880 
1930 CGE 2300 240 
240 
1917 CGE 2400 800 
1917 CGE 2400 800 
1 600 
1959 CGE 2400 720 
1960 CGE 2400 720 
1 440 
1914 CWES 6600 940 
1911 CWES 6600 940 
1 880 


HYDBO 
OPERATING HEADS 
HAUTEUR DE CHUTE 
MAXIMUM MINIMUM NORMAL 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE 
wees cece cee Mee cece cs esees 
WEEDON 10 9 9 
LATITUDE 45 40 
LONGITUDE a1 528 
KIVIERE ST-?FRANCOIS 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 28 
WESTBURY 10 9 10 
LATITUDE 45 31 
LONGITUDE Tine ee 
KIVIEKE ST-FRANCOIS 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 41 


IkCN ORE CO OF CANADA 


STE MARGUERITE 38 27 30 
LATITUDE 50 13 

LONGITUDE 66 40 

RIV STE MARGUERITE 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 50 


JONVLUTERE VILLE DE 


JONQUIERE #1 14 14 
LATITUDE 48 25 

LONGITUDE MS 

RIVIERE AUX SABLES 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 23 


LA CIE HYDROELECT MANICOUAGAN 


MCCORMICK DAM 3 37 37 
LATITUDE 49 12 

LONGITUDE 68 20 

KIVIERE MANICOUAGAN 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 1 026 


LA CIE PRICE LTEE 


ADAM CUNNINGHAM 14 13 14 
LATITUDE 48 40 

LONGITUDE Yah a, 

LAC BROCHET 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - oi 
CHICOUTIMI 22 20 Zh 
LATITUDE 48 25 

LONGITUDE 71 03 

RIVIERE CHICOUTIMI 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 45 
CHUTE AUX GALETS 31 30 31 
LATITUDE 48 40 

LONGITUDE 7 =6911 


RIVIERE SHIPSHAW 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 51 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM 

ANNEE ET TURBINE T/MN 
FABRICANTS 

1920 BOVG RF 225 
1920 BOVG RF Popsa) 
1926 BOVG RF 225 
1928 DEW RPF 150 
1928 DEW RPF 150 
1954 CAC RF 200 
1954 CAC RF 200 
1924 WH RP 300 
1948 SMS RPK 257 
19541 SMS RF 112 
1952 SMS RF 112 
1957 AC RF 112 
1958 AC RF 112 
1958 AC RF 112 
1965 AC RF 100 
1965 AC RF 100 
1953 CAC RP 180 
1923 DEW RF 129 
1921 SMS RF 189 
1921 SMS RF 189 


HEAD 


CHUTE 


www 


30 
30 


13 
14 


14 


22 


31 
31 


CAPACITY 


CAPACITE 
KW 
i 268 
1 268 
1 268 


2 163 
263 


SEIS 2 
8 952 


1 343 
3 006 


7 087 


8 206 


6 580 
6 580 


HYDRO 


MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1920 CWES 2200 1 040 
1920 CWES 2200 1 040 
1926 CGE 2400 1 040 
3 12:0 
1928 CGE 2300 2 000 
1928 CGE 2300 2 000 
4 000 
13 160 
1954 CGE 13800 8 800 
1954 CGE 13800 8 800 
17 600 
17 600 
1924 CGE 2300 1 280 
1948 CGE 2300 7a REA) 
4 092 
4 092 
1951 GE 13800 BoOmOZo 
1952 GE 13800 35 625 
1957 GE 13800 40 000 
1958 GE 13800 40 000 
1958 GE 13800 40 000 
1965 GE 13800 56 250 
1965 GE 13800 56 250 
303 750 
303 750 
1953) CGE 6900 6 375 
6.375 
19:23 CWES 6600 9 900 
9 900 
1921 CGE 6600 6 800 
1921 CGE 6600 6 800 
13 600 


HYDRO 
OPERATING HEADS 
HAUTEUR DE CHUTE 
MAXIMUM MINIMUM NORMAL 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE 
ec cc ccs coe Mec cccc cccccse 
JIM GRAY 103 99 102 
LATITUDE 48 42 
LONGITUDE 71 «10 
LAC LAMOTHE 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 51 
JONQUIERE MILL 20 
LATITUDE 48 25 
LONGITUDE vi ie be) 
RIVIERE AUX SABLES 
AVEKAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 23 
KENOGAMI 84 80 80 
LATITUDE 48 25 


LONGITUDE 71 °«15 
RIVIERE AUX SABLES 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 23 
MURDOCK WILLSON 82 78 81 
LATITUDE 48 27 

LONGITUDE 70 14 

BIVIERE SHIPSHAW 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - By, 


MAC LAKEN QUEBEC POWER CO 


HIGH FALLS 55 53 54 
LATITUDE 45 47 

LONGITUDE 1555 

RIVIERE LU LIEVRE 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 119 
MASSON 59 57 58 
LATITUDE 45 34 


LONGITUDE 75 20 
RIVIERE CU LIEVRE 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 127 


MAGOG CITE DE 

MAGOG a 
LATITUDE 45 16 

LONGITUDE 72 07 


LAC MEMPHREMAGOG 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 11 


PAPETERIE REED LTEE 


FORESTVILLE 20 18 19 
LATITUDE 48 44 

LONGITUDE 69 O04 

RIV. SAULT AU COCHON 

AVERAGE ANNUAL FLOW+DEBIT ANNUEL MOYEN - 6 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM 
ANNEE ET TURBINE T/MN 
FABRICANTS 

1982 DEW RF 277 
1982 DEW RF 277 
1916 SMS RF 240 
1916 SMS RF 240 
1912 ACB RF 600 
1912 ACB RF 600 
1957 KMW RF 180 
1929 MSI RF 180 
1929 MSI RF 180 
1929 MSI RF 180 
1933 CAC RF 180 
1933 Cac BF 164 
1933 CAC RF 164 
1933 cac RF 164 
1933 CAC RF 164 
1911 SGE 109 150 
1911 SGE IP 150 
1954 CBAR EF 514 


HEAD 


CHUTE 


20 


20 


80 
80 


80 


55 
55 


20 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


30 
30 


61 


22 
22 
22 
29 


25 
29 
2x8) 
29 


000 
000 


343 
212 


499 
499 


172 


380 
380 
380 
840 


364 
840 
840 
840 


623 
623 


970 


HYDRO 


MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1953 CWES 13800 25 500 
1953 CWES 13800 25 500 
51 000 
1926 CGE 6600 1 200 
1942 EE 6600 1 200 
2 400 
1912 CWES 6600 2 345 
1912 CWES 6600 2 345 
4 690 
1957 CWES 13800 51 000 
51 000 
138 965 
1929 CWES 13200 21 250 
1929 CWES 13200 21 250 
1929 CWES 13200 21 250 
1933 CWES 13200 21 250 
85 000 
1933 CWES 13200 23 800 
1933 CWES 13200 23 600 
1933 CWES 13200 23 800 
1933 CWES 13200 23 800 
95 200 
180 200 
UE SGE 2400 470 
19114 SGE 2400 470 
940 
S40 
1954 EE 2300 1 000 
71 060 


HYDRO 


OPERATING HEADS 


HAUTEUR DE CHUTE 


MAXIMUM MINIMUM NORMAL 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE 
ccc cc ccc ces Mec cece coeccee 
EAFIER JOURNAL DOMTAR LTEE 
BIRDS 8 8 8 
LATITUDE 46 44 
LONGITUDE 71 = 42 
BIV. JACQUES CARTIER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 25 
MAC DOUGALL 18 17 17 
LATITUDE 46 45 
LONGITUDE 7A 42 
RIV. JACQUES CARTIER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - PS) 
PEMBROKE ELECTRIC LIGHT CO LTD 
WR BEATTY 40 38 39 
LATITUDE 45 55 
LONGITUDE 76 55 
RIVIERE NOIRE 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 25 
SOC D'* ELECT ET DE CHIMIE ALCAN LTEE 
CHUTE A CARON 50 48 49 
LATITUDE 48 25 
LONGITUDE 74 =«95 
RIVIEKE SAGUENAY 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 91 
CHUTE A LA SAVANNE 38 31 35 
LATITUDE 48 49 
LONGITUDE 71 =«47 
BIVIERE PERIBONKA 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 524 
CHUTE DES PASSES 198 N60 186 
LATITUDE 49 54 
LONGITUDE 7 = #15 
RIVIERE PERIBONKA 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 309 
CHUTE DU DIABLE 34 27 32 
LATITUDE 48 47 
LONGITUDE 71 = 42 
BIVIERE PERIBONKA 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBiIT ANNUEL MOYEN —- 509 


= hore 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM 
ANNEE ET TURBINE T/MN 
FABBRICANTS 

1937 DEW RP 180 
1925 SMS RF 240 
AD27, SMS RF 240 
1917 BOVG RF 514 
1940 JL RF 514 
1944 SMS EF 514 
1950 JL RF 360 
1951 JL RF 360 
1931 SMS RF 120 
1931 SMS RF 120 
1932 SMS RF 120 
1934 SMS RF 120 
1953 DEW RF 106 
11953) DEW RF 106 
1953 DEW RF 106 
1953 DEW RF 106 
1953 DEW RF 106 
1959 EE RF 200 
1959 EE RF 200 
1959 EE RF 200 
1960 EE RF 200 
1960 EE RF 200 
1952 Cac RF 106 
1952 CAC RF 106 
1952 CAC RF 106 
1952 CAC RF 106 
i952 Cac RF 106 


HEAD 


CHUTE 


7 
17 


39 
38) 
39 
39) 
39 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


1 678 


1 (417 
1417 


343 
678 
865 
238 
238 


Nha ao 


551950 
55 950 
55 950 
Bye) SEL) 


42 522 
42 522 
42 522 
42 522 
42 522 


149 200 
149 200 
149 200 
149 200 
149 200 


41 030 
41 030 
41 030 
41 030 
41 030 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
Kw 
1937 WEST 600 1 920 
t#9:20 
A925 WEST 2200 1 200 
1927 WEST 2200 1 200 
2 400 
4 320 
1917 WEST 2500 1250 
1940 WEST 2500 1 530 
1944 WEST 2500 1 800 
1950 WEST 2500 2,250 
1951 WEST 2500 2 250 
9 080 
9 080 
1931 CWES 13200 45 000 
1931 CWES 13200 45 000 
1932 CWES 13200 45 000 
1932 CWES 13200 45 000 
180 000 
1953 CGE 13800 37 450 
1953 CGE 13800 37 450 
1953 CGE 13800 37 450 
1953 CGE 13800 37 450 
1953 CGE 13800 37 450 
187 250 
11959 CGE 14400 148 500 
1959 CGE 14400 148 500 
1959 CGE 14400 148 500 
1960 CGE 14400 148 500 
1960 CGE 14400 148 500 
742 500 
1952 CWES 13800 37 450 
1952 CWES 13800 37 450 
1952Z CWES 13800 37 450 
19152 CWES 13800 37 450 
1952 CWES 13800 37 450 


HYDEO 
OPERATING HEADS 
HAUTEUR DE CHUTE 
MAXIMUM MINIMUM NORMAL 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE 
cece cee cee Mec wees co ceces 
ISLE MALIGNE 34 27 32 
LATITUDE 48 35 
LONGITUDE 71 «38 
LAC ST-JEAN 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 1 085 
SHIPSHAW 65 62 63 
LATITUDE 48 26 
LONGITUDE 7 #12 
RIVIEKE SAGUENAY 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 1 167 
THE JAMES MAC LAREN CO LTD 
DUFFEBIN FALLS 20 18 19 
LATITUDE 45 36 
LCNGITUDE 75 25 
RIVIERE DU LIEVRE 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 127 
ONTARIO 
ABITIBI-PRICE INC 
IROQUOIS FALLS 13 9 13 
LATITUDE 48 46 
LCNGITUDE 80 40 
ABITIBI RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 170 
ISLAND FALLS 20 3 19 
LATITUDE Q9 32 
LCNGITUDE 81 23 
ABITIBE RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 255 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 
MANUFACTURER RUNNER RPM 
ANNEE ET TURBINE T/MN 
FABRICANTS 
1925 cac BF 112 
1925 CAC RF 112 
1925 CAC RF 112 
1925 CAC RF 112 
1925 CAC RF 112 
1925 CAC RF 112 
1925 CAC RF 112 
1925 CAC RF 112 
1926 cac RF 112 
1926 CAC RF 112 
1928 Cac RF Ai2 
1937 CAC RF 112 
1942 ac RF 129 
1942 ac RF 129 
1943 SMS RF 129 
1943 SMS RF 129 
1943 AC RF 129 
1943 AC RF 129 
1943 AC RF 129 
1943 ac RF 129 
1943 ac RF 129 
1943 AC RF 129 
1943 SMS RF 129 
1943 SMS RF 129 
1958 EE RPK 164 
1959 EE RPK 164 
QUEBEC, TOTAL 
1949 HOLY RF 240 
1949 HOLY RF 250 
1949 SMS RF 240 
1949 SMS RF 240 
1949 SMS RF 240 
1949 sms RF 240 
1949 SMS RF 240 
1949  NOHB RF 240 
1949  NOHB RF 240 
1949 NOHB RF 240 
1949  NOHB RF 240 
1949  NOHB RF 240 
1949  NOHB RF 240 
1949 NOHB RF 250 
1925 IPM RF 125 
1979 DEW RF 128 
1981 DEW RF 128 
1982 DEW RF 128 


HEAD 


CHUTE 


us) 
19 


13 
13 
13 
13 
13 
ue} 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 


19 
19 
19 
19 


CAPACITY 


CAPACITE 


18 
18 


a ee ee ee ey 


570 
570 
570 
570 
570 
570 
570 
570 
570 
570 
570 
570 


346 
346 
870 
870 
838 
838 
838 
838 
838 
838 
870 
870 


650 
650 


343 
343 
790 
790 
790 
790 
790 
641 
641 
641 
641 
641 
641 
641 


952 
190 
190 
190 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1925 CWES 13200 28 000 
1925 CWES 13200 28 000 
1925 CWES 13200 28 000 
1925 CWES 13200 28 000 
1925 CWES 13200 28 000 
1925 CWES 13200 28 000 
1925 CWES 13200 28 000 
1925 CWES 13200 28 000 
1926 CWES 13200 28 000 
19 26 CWES 13200 28 000 
1928 CWES 13200 28 000 
1937 CWES 13200 28 000 
336 000 
1942 CGE 13200 60 000 
1942 CWES 13200 60 000 
1943 CWES 13200 58 500 
1943 CWES 13200 58 500 
1943 CGE 13200 60 000 
1943 CWES 13200 60 000 
1943 CGE 13200 60 000 
1943 CWES 13200 60 000 
1943 CGE 13200 60 000 
1943 CWES 13200 60 000 
1943 CGE 13200 60 000 
1943 CWES 13200 60 000 
717 000 
2 350 000 
1958 CWES 13200 19 125 
1959 CWES 13200 1S 25 
38 250 
38 250 
24 877 525 
1949 CWES 12500 1 200 
1949 CWES 12500 1 200 
1949 CWES 12500 2 025 
1949 CWES 12500 2EO 29 
1949 CWES 12500 2 025 
1949 CWES 12500 2,025 
1949 CWES 12500 2 025 
1949 CWES 600 1 280 
1949 CWES 600 1 280 
1949 CWES 600 1 280 
1949 CWES 600 1 280 
1949 CWES 600 1 280 
1949 CWES 600 1 280 
1949 CWES 600 1 280 
21 485 
1925 CGE 12500 9 600 
1979 WEST 12500 14 040 
1981 WEST 12500 14 040 
1982 WEST 12500 14 040 
DieiZi0 


HYDRO 
OPERATING HEADS 
BRAUTEUR De CHUTE 
MAXIMUM MINIMUM NORMAL 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE 
cee ccc e cee Meccces ccccces 
SMOOTH KOCK FALLS 17 9 15 
LATITUDE 49 12 
LONGITUDE 81 38 
MATTAGAMI RIVER 
AVEKAGE ANNUAL FLOW-DEBI? ANNUEL MOYEN - 55 
TWIN FALLS 18 15 17 
LATITUDE 48 45 
LONGITUDE 80 35 
ABITIBI LAKE 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 116 
ALMCNTE PUBLIC UTILITIES COMM 
ALMONTE 9 3 9 
LATITUDE 45 14 
LONGITUDE 76 12 
MISSISSIPPI KIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 18 
BOISE CASCADE CANADA LTD 
CALM LAKE 26 23 25 
LATITUDE 48 48 
LONGITUDE $2,510 
CALM LAKE 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN —- 34 
FORT FRANCES 9 6 9 
LATITUDE 48 38 
LONGITUDE 93 20 
&AINY RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 136 
KENORA 6 5 6 
LATITUDE 49 45 
LONGITUDE 94 33 
LAKE OF THE WOODS 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 113 
NORMAN 7 5 6 
LATITUDE 49 45 
LONGITUDE 94 34 
LAKE OF THE WOODS 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 205 
STUBGEON FALLS 20 17 19 
LATITUDE 48 42 
LONGITUDE S215 
SEINE RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 34 


= Hone 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM 
ANNEE ET TURBINE T/MN 
FABRICANTS 

1917 IPM RF 112 
1917 IPM RF 112 
1921 IPM RF 128 
1921 IPM RF 128 
1921 IPM RF 128 
1921 IPM RF 128 
1927 IPM RF 128 
1925 CB RPF 120 
1928 SMS RPF 257 
1928 SMS RF 22m 
1928 Sms RF 225 
1955 cviIc RP 200 
1955 cviIc RP 200 
1955 CVIC RP 200 
1955 cviIc RP 200 
1955 CVIC RP 200 
1955 cvic RP 200 
1955 cviIc RP 200 
1955 Ccvic RP 200 
1923 SMS RF 120 
A923 SMS RF 120 
1923 SMS RF 120 
1923 SMS RF 120 
1923 SMS RF 120 
1923 SMS RF 120 
1924 SMS RF 120 
1924 SMS RF 120 
1924 SMS RF 120 
1924 SMS RF 120 
1925 SMS RP 120 
1925 SMS RP 120 
1925 SMS RP 120 
1925 SMS RP 120 
1925 SMS RP 120 
1927 SMS RF 200 
1927 SMS RF 200 


HEAD 


CHUTE 


14 
14 


PAS) 
25 


NNN NNN WOWOWUMOWWWOWO 


sn NYS 


19 
19 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


37 3D7 
SUNS psy/ 


476 
476 
476 
476 
476 


fFerte 


317 
485 


4 774 
4 774 


492 
492 
492 
492 
492 
492 
492 
492 


Se 


895 
895 
895 
895 
695 
895 
895 
895 
895 
895 


536 
536 
536 
536 
536 


hm MN bw bh 


3) 730 


MAIN GENERATORS 


GENERATEURS 
YEAR AND 
MANUFACTURER 
ANNEE ET 
FABRICANTS 
1917 CGE 
1917 CGE 
1921 CWES 
1921 CWES 
1921 CWES 
1921 CWES 
1927 CWES 
1924 EM 
1928 EE 
1928 CWES 
1928 CWES 
1955 CGE 
1955 CGE 
1955 CGE 
1955 CGE 
1955 CGE 
1955 CGE 
1955 CGE 
1955 CGE 
19 23 EM 
1923 EM 
1923 EM 
1923 EM 
1923 EM 
1923 EM 
1924 EM 
1924 EM 
1924 EM 
1924 EM 
1925 CWES 
1925 CWES 
1925 CWES 
1925 CWES 
1925 CWES 
1927 CWES 
1927 CWES 


PKINCIPAUX 


VOLTS 


VOLTS 


2300 
2300 


13200 
13200 
13200 
13200 
13200 


2200 
2200 


6600 
6600 


6900 
6900 
6900 
6900 
6900 
6900 
6900 
6900 


2400 
2400 
2400 
2400 
2400 
2400 
2400 
2400 
2400 
2400 


6600 
6600 
6600 
6600 
6600 


6600 
6600 


HYDRO 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


840 
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ee a ee ee eee et ee 
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57 800 


HYDEO 
OPERATING HEADS 


HAUTEUR DE CHUTE 


> 45 - 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCIPALES 


MAXIMUM MINIMUM NORMAL 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE 
eee cece ce ce Men cone ce ceece 

ERACEBRIDGE HYDRO 

BBACEBRIDGE FALLS 11 11 14 

LAPITUDE 45 03 

LONGITUDE 79 49 

MUSKOKA RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 3 

HIGH FALLS 15 13 43 

LATITUDE 45 00 

LONGITUDE Kg) 

MUSKOKA BIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 3 

WILSONS FALLS 10 10 10 

LATITUDE 45 02 

LONGITUDE 79 19 

MUSKOKA RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 3 

CAMPBELLFORD TOWN OF 

CBOW EAY 2) 8 9 

LATITUDE 44 20 

LONGITUDE 77 46 

TRENT CANAL 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN = 

CANADIAN NIAGARA POWER CO LTD 

RANKINE 39 38 38 

LATITUDE 43 04 

LONGITUDE 79 O04 

NIAGARA BIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 180 

E B EDDY FOREST PRODUCTS LTD 

EDDY 12 9 12 

LATITUDE 45 25 

LCNGITUDE 75 43 

OTTAWA RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 566 

ESFANOLA 20 19 20 

LATITUDE 46 16 

LONGITUDE 81 46 

SPANISH RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 82 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM 
ANNEE ET TURBINE T/MN 
FABRICANTS 

1937 CB RF 400 
1957 CB RF 400 
1948 CB RF 360 
1978 WK RF 300 
1981 BHTC RF 150 
1912 SGE RF 120 
1904 CGE RF 250 
1904 CGE RF 250 
1905 CGE RF 250 
1906 CGE RF 250 
1906 CGE RF 250 
1910 CWES RF 250 
1913 CWES RF 250 
1916 CWES RF 250 
1916 CWES RF 250 
1917 CWES RF 250 
1924 CWES RF 250 
1909 SMS RF 164 
1909 SMS RF 164 
1912 SMS RF 164 
1906 HOLY RF 360 
1906 HOLY RF 360 
1906 HOLY RF 360 
1906 HOLY RF 360 
1906 HOLY RF 240 
1945 DEW RF 144 


HEAD 


CHUTE 


11 
Ti 


13 


10 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


269 
269 


895 


559 


460 
460 
460 
460 
460 
325 
320) 
O19 
019 
019 
J5e 


MamDmManmnWUwuUNI YN YY 


469 
469 
469 


WwW Ww 


250 
250 
250 
250 
716 
000 


oe ee ay 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1902 CE 4160 300 
1905 CGE 4160 300 
600 
1948 CGE 6900 800 
800 
1978 CGE 4160 600 
600 
2 000 
1908 AC 2400 900 
1912 SGE 2400 WIS 
2205 
2 075 
1904 CGE 12000 7 500 
1904 CGE 12000 7 500 
1905 CGE 12000 7 500 
1906 CGE 12000 7 500 
1906 CGE 12000 7 500 
1910 CWES 12000 9315 
1913 CWES 12000 CIP Si hs) 
1916 CWES 12000 9375 
1916 CWES 12000 CheS 9/5) 
1917 CWES 12000 + Ye We) 
1924 CWES 12000 10 300 
94 675 
94 €75 
1909 ACB 2200 3 000 
1909 ACB 2200 3 000 
1912 ACB 2200 3 300 
9 300 
1906 WEST 4160 250 
1906 WEST 4160 1 250 
1906 WEST 4160 TeZ50 
1906 WEST 4160 1 250 
1945 CGE 4160 a We AS) 
1945 WEST 4160 7 700 
13 870 


23 170 


HYDEO 


OPERATING HEADS 


HAUTEUR DE CHUTE 


MAXIMUM AINIMUM 


NORMAL 


NOBMALE 


MAXIMUM MINIMUM 
dds ale olecleaictelMlnseted ae da ead 
GANANOQUE LIGHT & POWEB LTD 
BEEWEKS MILLS 5 4 
LATITUDE 44 24 
LONGITUDE 76 19 


RIDEAU CANAL 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


GANANOQUE 7 


LATITUDE 44 20 

LONGITUDE 76 10 

GANANOQUE RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


JONES FALLS 19 


LATITUDE 
LONGITUDE 
RIDEAU CANAL 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


44 33 
76 14 


KINGSTON MILLS 14 


LATITUDE 
LONGITUDE 
RIDEAU CANAL 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


44 18 
76 27 


WASHBURN 4 


LATITUDE 
LONGITUDE 
RIDEAU CANAL 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


44 23 
76 20 


GREAT LAKES FOREST PRODUCTS LTD 
DRYDEN 13 


LATITUDE 49 47 

LONGITUDE $2)-51 

WABIGOON RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


EAGLE RIVER qa 


LATITUDE 
LONGITUDE 
EAGLE KIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


49 48 
937 13 


MCKENZIE FALLS 8 


49 49 
Py Ue} 


LATITUDE 
LONGITUDE 
EAGLE RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


WAINWRIGHT FALLS 9 


LATITUDE 49 50 

LONGITUDE I2e03 

WABIGCON RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


MOYEN 


MOYEN 


18 


MOYEN 


13 


MOYEN 


MOYEN 


12 


MOYEN 


10 


MOYEN 


MOYEN 


MOYEN 


18 


4 


13 


12 


10 


18 


18 


12 


= 16 e= 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPA 
ANNEE ET TUBBINE T/MN 
FABRICANTS 

1940 WH RF 150 
1940 WH RF 150 
1940 WH RF 150 
1939 WH RF 100 
1948 CAC RF 720 
1948 CBAR RF 514 
1950 CBAR RF 514 
1950 CBAR RF 400 
1914 CAC BF 360 
1926 BOVG RF 360 
1977 JL RF 360 
1984 BOVG RF 180 
1912 SMS RF 360 
1928 SMS RF 164 
1938 MSI RPK 240 
1921 SMS RP Popes) 


HEAD 


CHUTE 


aA 


14 


14 


13 


11 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


361 
361 
361 


715 


774 
774 


187 


709 


1 492 


1 108 


1 O44 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1940 CGE 600 300 
1940 CGE 600 300 
1940 CGE 600 300 
900 
1939 CGE 600 €00 
600 
1948 CGE 2300 180 
1948 CGE 2300 800 
1950 CGE 2300 800 
1950 CGE 2300 800 
2 580 
19914 CGE 2400 600 
1926 CGE 2400 800 
1977 WEST 2400 500 
1 900 
1984 CGE 2400 150 
150 
6 130 
1912 LDM 600 600 
600 
1928 CGE 2300 1 760 
1 760 
1938 CGE 2400 120 
1 120 
1928 CWES 11000 1 000 
1 000 


4 480 


HYDRO 


GREAT LAKES POWER CO 
ANDREWS FALLS 
LATITUDE 47 14 


LONGITUDE 84 39 
MONTEEAL RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW- 


GARTSHORE FALLS 


LATITUDE 47 15 
LONGITUDE 84 35 
MONTREAL RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW- 


HIGH FALLS 
LATITUDE 47 56 
LONGITUDE 84 43 


MICHIPICOTEN RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW- 


HOGG 
LATITUDE 47 12 
LONGITUDE 84 36 


MONTREAL RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW- 


HOLLINGSWORTH FALLS 


LATITUDE 47 26 
LONGITUDE 84 31 
MICHIPICOTEN RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW- 


MACKAY 
LATITUDE 47 17 
LONGITUDE 84 27 


MONTREAL RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW- 


MCFHAIL FALLS 


LATITUDE 47 56 
LONGITUDE 84 40 
MICHIPICOTEN RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW- 


SAULT STE MARIE 


LATITUDE 
LONGITUDE 
LAKE SUPERIOR 


46 31 
84 21 


AVERAGE ANNUAL FLOW- 


SCOTT FALLS 


LATITUDE 47 56 
LONGITUDE 84 45 
MICHIPICOTEN RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW- 


INCO METALS CO 


BIG EDDY 
LATITUDE 46 23 
LONGITUDE 81 35 


SPANISH RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW- 


OPERATING HEADS 


HAUTEUR DE CHUTE 


MAXIMUM MINIMUM NORMAL 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE 
eee e ces cee Moc eens ce cceee 
LTD 
56 53 55) 
DEBIT ANNUEL MOYEN - 40 
35 
DEBIT ANNUEL MOYEN - 40 
45 44 45 
DEBIT ANNUEL MOYEN - 71 
24 23 23 
DEBIT ANNUEL MOYEN - 40 
35 18 33 
DEBIT ANNUEL MOYEN - 58 
76 61 
DEBIT ANNUEL MOYEN - 40 
16 14 15 
DEBIT ANNUEL MOYEN - 70 
6 
DEBIT ANNUEL MOYEN - 991 
23 18 21 
DEBIT ANNUEL MOYEN - 71 
30 26 29 


DEBIT ANNUEL MOYEN - 54 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM 
ANNEE ET TURBINE T/MN 
FABRICANTS 

1938 SMS RF Zorn 
1942 SMS RF 257, 
1975 DEW RF 240 
1958 DEW RPK 240 
1930 SMS RF 240 
1930 SMS RF 240 
1950 SMS RF 240 
1965 Cac RPK 200 
1959 DEW RPK 200 
1937 SMS RF 277 
1940 SMS RF 277 
1957 SMS RF 240 
1954 SMS RPK 200 
1954 SMS RPK 200 
1982 AC RPK 64 
1982 AC RPK 64 
1982 ac RPK 64 
1952 SMS RPK PyeNS) 
1952 SMS RPK 225 
929 IPM RF 187 
1929 IPM RF 187 
1929 IPM BF 187 


56 
56 
56 


34 


45 


45 


23 


33 


71 
71 
71 


15 
15 


Aaa 


21 
21 


27 
27 
27 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


131 
131 
245 


Foo 


22 604 


206 
206 
847 


Woo 


16 225 


22 604 


400 
400 
126 


Www 


By ey} s) 
8) SEE) 


Zh PLE) 
17 979 
17 979 


7 460 
7 460 


7 012 
7 012 
7 012 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1938 CGE 11000 8 100 
1942 CGE 11000 8 100 
1975 CGE 11500 22 500 
38 700 
1958 CWES 11500 20 000 
20 000 
1930 CGE 11000 6 750 
1930 CGE 11000 6 750 
1950 CGE 11000 SPG7.5 
72s) A\7'5) 
1965 CGE 11500 15 000 
15 000 
1959 CWES 11500 20 000 
20 000 
1937 CGE 11000 9 000 
1940 CGE 11000 9 000 
1957 CGE 11500 22 500 
40 500 
1954 CGE 11500 5 000 
1954 CGE 11500 5 000 
10 000 
1982 CGE 4160 18 200 
1982 CGE 4160 18 200 
1982 CGE 4160 18 200 
54 600 
1952 CGE 12500 6 800 
1952 CGE 12500 6 800 
13 600 
235 575 
1929 CWES 6600 7 200 
1929 CWES 6600 7 200 
1929 CWES 6600 7 200 
21 600 


NORMAL 


NORMALE 


25 


HYDRO 

OPEKATING HEADS 

HAUTEUR DE CHUTE 

MAXIMUM MINIMUM 

MAXIMUM MINIMUM 

wee cece cece Mes cece csecees 
HIGH FALLS 26 24 
LATITUDE 46 23 


LONGITUDE 81 34 
SPANISH RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBiT ANNUEL MOYEN - 


NAIRN 9 7. 
LATITUDE 46 21 
LONGITUDE 81 35 


SEANISH IVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


WABAGESHIK 21 21 
LATITUDE 46 19 
LONGITUDE 81 31 


VERMILION RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


MACMILLAN BLOEDEL INDUSTRIES LTD 


STURGEON FALLS 12 2 
LATITUDE 46 22 
LONGITUDE W955 


STURGEON RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


CNTARIO HYDEO 


ABITIBI CANYON 73 71 
LATITUDE 49 53 
LONGITUDE 81 34 


ABITIBI RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


AGUASABON 91 91 
LATITUDE 48 47 
LONGITUDE 87 08 


AGUASABON RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


ALEXANDER 18 ile 
LATITUDE 49 08 
LONGITUDE 88 21 


NIPIGON RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


AENPRIOR 21 19 


LATITUDE 45 26 

LONGITUDE 76 21 

MADAWASKA RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


AUBREY FALLS 56 54 


LATITUDE 46 58 

LONGITUDE 83 13 

MISSISSAGI RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN ~- 


54 


54 


29 


a2 


Bz 


73 


291 


91 


63 


17 


324 


20 


83 


53 


40 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM 

ANNEE ET TURBINE T/MN 
FABRICANTS 

1918 IPM RF 150 
1966 DEW RF 400 
1966 DEW RF 400 
1966 DEW RF 400 
1966 DEW RF 400 
LENE) AC RF 100 
1919 AC BF 100 
1919 AC RF 100 
1912 AC RF 300 
1935 JI RF 360 
1954 WK RF 180 
1932 HOLY RF 240 
1942 SMS RF 240 
A942 HOLY RF 240 
1942 HOLY RF 240 
1964 SMS RF 240 
1933 CAC RF 150 
1933 CAC RF 164 
1936 CAC RF 150 
1936 cac RF 150 
1959 CAC RF 150 
1948 DEW RF 257 
1948 DEW RF 257 
1930 MSI EF 100 
1931 MSI RF 100 
1931 MSI RF 100 
1945 Dt RP 150 
1958 DEW RP 150 
1976 DEW RF 113 
1977 DEW RF 113 
1969 DEW RF 116 
1969 DEW RF 116 


HEAD 


CHUTE 


www 


21 
21 


88 
88 


A7 
17 
Wes 
17 
17 


21 
21 


53 
53 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


= MNHNMNHWN 


toh 


20 
20 


40 
40 


74 
74 


595 
984 
984 
984 
984 


940 
940 
940 


014 
014 


236 
902 
902 
902 
902 


515 
SiS 


428 
428 
428 
174 
174 


284 
284 


600 
600 


HYDRO 


MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1918 CWES 2400 StH5i0 
1966 CGE 4160 3 000 
1966 CGE 4160 3 000 
1966 CGE 4160 3 000 
1966 CGE 4160 3 000 
ives Shs300) 
1917 AC 2200 1 500 
1917 AC 2200 1 500 
EIS) CGE 2200 1 500 
4 500 
1912 AC 2200 1 600 
1935 CGE 2300 2 140 
3 740 
47 390 
1912 CWES 2200 1 800 
1932 CGE 2200 1415 
1942 CWES 2200 1 685 
1942 CWES 2200 1 685 
1942 CWES 2200 S10 
1964 CWES 2200 1 415 
97350 
9193510 
1933 CGE 13800 41 225 


1959 CGE 13800 63 000 
1966 CGE 13800 43 200 
1970 CGE 13800 43 200 


1977 CGE 13800 43 200 

23:3 3829 
1948 CWES 13800 20 250 
1948 CWES 13800 20 250 

40 500 
1930 CGE 12000 12 750 
1931 CGE 12000 A227S.0 
1931 CGE 12000 125950 
1945 CGE 12000 13 500 


1958 CGE 12000 13 500 

65 250 
1976 CGE 43800 37 050 
1977 CGE 13800 37 050 


74 100 


1969 CGE 11000 65 075 
1969 CGE 11000 65 075 


130 150 


HYDRO 
OPERATING HEADS 
HAUTEUR DE CHUTE 
MAXIMUM MINIMUM NORMAL 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE 
eee ccccc cs ee cicisce cocecics 
AUBURN 3) 5 5 
LATITUDE 44 19 
LONGITUDE 78 19 
OTONABEE RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 56 
BALRETT CHUTE 47 46 47 
LATITUDE 45 15 
LONGITUDE 76 45 
MADAWASKA RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW~DEBIT ANNUEL MOYEN - 87 
BIG CHUTE 18 ine! 18 
LATITUDE 44 53 
LONGITUDE 79 41 
SEVEEKN RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN ~ 48 
BIG EDDY 12 10 11 
LATITUDE 45 on 
LONGITUDE 79 45 
MUSKOKA RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 46 
BINGHAM CHUTE 14 13 14 
LATITUDE 46 05 
LONGITUDE 79 24 
SOUTH RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 10 
CALABOGIE 10 6 S, 
LATITUDE 45 18 
LONGITUDE 76 42 
MADAWASKA RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 81 
CAMERON 23 22 Pa G2 
LATITUDE 49 09 
LONGITUDE 88 20 
NIFIGON RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 344 
CARIBOU FALLS 17 417 17 
LATITUDE 50 15 
LONGITUDE 94 58 
ENGLISH RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 4 364 
CHATS FALLS 16 15 16 
LATITUDE 45 28 
LONGITUDE 76 14 
OTTAWA RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 1 106 


= fike) = 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM 

ANNEE ET TURBINE T/UN 
FABRICANTS 

1911 WH RF 150 
1911 WH RF 150 
1912 WH RF 150 
1942 CAC RF 164 
1942 cac RF 164 
1968 CAC RF 120 
1968 CAC RF 120 
1911 WH BF 30Q 
1911 WH RF 300 
1914 WH RF 300 
1919 WSM RF 300 
1941 MSI RPF 200 
1941 MSI RPF 200 
1923 WK RF 450 
1924 WK RF 450 
1917 AC RF 164 
1917 AC RF 164 
1921 IPM RF 120 
1921 IPM RF 120 
1924 CAC RF 120 
1924 CAC RF 120 
1925 CVviIc RF 120 
1926 cvic RF 120 
1958 DEW RPF 164 
1958 DEW RP 113 
1958 DEW BP 113 
1958 DEW RP 113 
1931 DEW RP 120 
1931 DEW RP 120 
1931 DEW EP 120 
1931 DEW RP 120 


HEAD 


CHUTE 


mon 


46 
46 


17 
Ud 


12 
12 


14 
14 


22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 


18 
18 
18 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


20 
20 
62 
62 


bt th) 


709 
709 
709 


888 
888 
664 
664 


970 
970 
970 
716 


939 
939 


485 
485 


238 
238 


325 
3} 5) 
325 
325) 
325 
325 
650 


364 
219 
219 


484 
484 
484 
484 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1911 CGE 2400 625 
1911 CGE 2400 625 
1912 CGE 2400 625 
1 875 
1942 CGE 13200 20 400 
1942 CGE 13200 20 400 
1968 CGE 13800 55 860 
1968 CGE 13800 55 800 
152 400 
1911 CWES 2300 900 
1911 CWES 2300 900 
1911 CWES 2300 300 
1919 CGE 2300 1 280 
3 980 
1941 CWES 6600 35825 
1941 CWES 6600 3 825 
7 650 
1923 CWES 2200 405 
1924 CWES 2200 405 
810 
1938 CGE 6600 2 000 
1938 CGE 6600 2 000 
4 000 
1921 CWES 12000 9 540 
1921 CWES 12000 9 540 
1924 CGE 12000 8 480 
1924 CGE 12000 8 480 
1925 CGE 12000 & 480 
1926 CGE 12000 8 480 
1958 CWES 12000 19 000 
72 000 
1958 CGE 13800 25 650 
1958 CGE 13800 25 650 
1958 CGE 13800 25 €50 
76 950 
1931 CWES 13800 22 329 
1931 CWES 13800 a PRS) 
1931 CWES 13800 BBWS 
tg934 CWES 13800 PPh BVISS) 


HYDRO 
OPERATING HEADS 
HAUTEUR DE CHUTE 
MAXIMUM MINIMUM NORMAL 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE 
eee ccce sc ceeMec cece coeecce 
CHENAUX 12 14 12 
LATITUDE 45 35 
LONGITUDE 76 40 
OTTAWA RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 967 
CONISTON 17 16 17 
LATITUDE 46 28 
LONGITUDE 80 49 
WANAPITEL RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBiT ANNUEL MOYEN - 28 
CKYSTAL FALLS qa 9 10 
LATITUDE 46 27 
LONGITUDE T9S52Z 
STURGEON RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 70 
DECEW FALLS #1 83 80 81 
LATITUDE 43 07 
LONGITUDE 79 16 
WELLAND CANAL 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 23 
DECEW FALLS #2 87 86 86 
LATITUDE 43 07 
LONGITUDE 79 16 
WELLAND CANAL 
AVERAGE ANNUAL FLOW~DEBIT ANNUEL MOYEN - 154 
DES JOACHIMS 4a 40 44 
LATITUDE 46 11 
LONGITUDE 77 42 
OTTAWA RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 793 
EAR FALLS 0 0) 9 
LATITUDE 50 38 
LONGITUDE 93 14 
ENGLISH RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 330 
ELLIOTT CHUTE 13 12 13 
LATITUDE 46 O04 
LONGITUDE ky 23) 
SOUTH RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 10 
EUGENIA 168 168 168 
LATITUDE 44 20 
LONGITUDE 80 32 


BEAVER RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - Pr 


- 50 = 


MAIN PURBINES 


TURBIBMES PRINCIPALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM 

ANNEE ET TURBINE T/MN 
FABRICANTS 

1950 DEW RPF 95 
1950 DEW RPF 95 
1954 DEW RPF 95 
1951 DEW RPF 95 
ngsa DEW RPF 95 
1954 DEW RPF 95 
1951 DEW RPF 95 
1951 DEW RPF 95 
1905 JM RF 300 
1907 JM RF 300 
1915 AC RF 257 
1921 IPM RF 138 
1921 IPM RF 138 
1921 IPM RF 138 
1921 IPM RF 138 
1904 JMV RF 257 
1904 JV RF 257 
1905 JMV RF 257 
1905 OMV RF 257 
1911 OMY RF 7431) 
1919 MV RF 257 
1943 CAC RF 171 
1947 CAC RF 171 
1950 DEW RF 106 
1950 DEW RF 106 
1950 DEW RF 106 
1950 DEW RF 106 
1950 DEW RF 106 
1950 DEW BIE 106 
1950 DEW RF 106 
1951 DEW RF 106 
1930 DEW RP 180 
1937 SMS RP 180 
1940 SMS BPK 150 
1948 SMS RPK 150 
1929 MSI RP SVT 
1915 WYSS RF 900 
1920 AC RF 720 


HEAD 


CHUTE 


12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 


16 
16 
16 


10 
10 
10 
10 


81 
81 
81 
81 
81 
81 


86 
86 


13 


168 
168 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 


SN ee 


Sefere 


53) 
335) 


54 
54 
54 
54 
46 
54 
54 
46 


& Or W& lo 


ey 


666 
666 
666 
666 
666 
666 
666 
666 


895 
194 
611 


940 
940 
940 
940 


476 
476 
476 
476 
476 
476 


950 
950 


458 
458 
458 
458 
252 
458 
458 
252 


730 
730 
595 
595 


343 


678 
984 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1950 CGE 13800 15 300 
1950 CGE 13800 15 300 
1951 CGE 13800 15 300 
1954 CGE 13800 15 300 
1951 CGE 13800 15 300 
1951 CGE 13800 15 300 
1951 CGE 13800 15 300 
1951 CGE 13800 15 300 
122 400 
1905 CGE 2300 720 
1907 CGE 2300 etZ5 
1915 CGE 2300 25250 
4 095 
1921 WEST 2300 2 020 
1921 WEST 2300 2 020 
1921 WEST 2300 2 020 
1921 WEST 2300 2 020 
8 080 
1904 WE 2380 5 300 
1904 WE 2380 5 000 
1905 WE 2380 5 300 
1905 WE 2380 5 900 
1911 CWES 2380 5 600 
1911 CWES 2380 4 800 
31 900 
1954 CGE 13800 57 600 
q9155 CGE 13800 57 600 
115 200 
1950 CWES 13800 45 000 
1950 CWES 13800 45 000 
1950 CWES 13800 45 000 
1950 CWES 13800 45 000 
1950 CWES 13800 45 000 
1950 CWES 13800 45 000 
1950 CWES 13800 45 000 
7951 CWES 13800 45 000 
360 000 
1930 CWES 6600 4 000 
1937 OERL 6600 3 825 
1940 CWES 6600 5 400 
1948 CWES 6600 5 400 
18 625 
1929 SGE 2300 1 440 
1 440 
4915 CWES 4000 1 200 
1920 CWES 4000 2 400 
3 600 


HAUTEUR DE CHUTE 


HEADS 


MINIMUM 


MINIMUM 


NORMAL 


NORMALE 


cece c ccs ce eMes cscs vcceeee 


HYDKEO 
OPERATING 
MAXIMUM 
MAXIMUM 
FRANKFORD 5 
LATITUDE 44 11 
LONGITUDE 77 36 


TRENT KIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


GEORGE W RAYNER 66 
LATITUDE 46 26 
LONGITUDE 83) 23 


MISSISSAGI RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


HAGUES REACH 7 
LATITUDE 44 17 


LONGITUDE 77 ~=48 
TRENT BIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 
HANNA CHUTE 10 
LATITUDE 45 00 

LONGITUDE 79 18 


SOUTH MUSKOKA RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


HARMON SV, 


LATITUDE 50 10 

LONGITUDE 82 10 

MATTAGAMI RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


HEELY FALLS 23 
LATITUDE 44 23 


LONGITUDE 77 46 
TRENT RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 
HIGH FALLS 26 
LATITUDE 44 57 


LONGITUDE 76 36 
MISSISSIPPI RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


HCUND CHUTE fi 


LATITUDE 47 18 

LONGITUDE 79 42 

MONTREAL RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


INDIAN CHUTE 14 


LATITUDE 47 50 

LONGITUDE 80 27 

MONTREAL RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


KAKABEKA FALLS 59 


LATITUDE 48 25 
LONGITUDE 89 38 
KAMINISTIKWIA RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


5 


MOYEN 


64 


MOYEN 


MOYEN 


MOYEN 


30 


MOYEN 


22 


MOYEN 


25 


MOYEN 


0 


MOYEN 


13 


MOYEN 


59 


MOYEN 


5 


65 


120 


10 


20 


31 


Zo UfS) 


23 


75 


25 


12 


10 


a4 


30 


59 


77 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM 
ANNEE ET TURBINE T/MN 
FABRICANTS 

1913 BOVG RF 113 
1913 BOVG RF 113 
1913 BOVG RF ids 
1913 BOVG RF 113 
1950 CAC RF 212 
1950 CAC RF 212 
1925 CAC BP 180 
1925 CAC RP 180 
1925 CAC RP 180 
1926 DEW RP 225 
1965 JI RP 100 
1965 JI RP 100 
1913 WYSS RF 240 
1914 WYSS RF 240 
1919 WSM RF 240 
1920 JL RF 300 
1920 JL RF 300 
1920 JL RF 300 
1910 WK RF 150 
1910 WK RF 150 
1910 WK RF 150 
1911 WK RF 150 
1923 BOVG RF 300 
n924 WK RF 300 
1906 JV RF 277 
1906 JMV RF 277 
1914 JMV RF 277 
q914 JMV RF 257 


HEAD 


CHUTE 


Wann 


64 
64 


i | 


31 
31 


22 
ae, 
ie 


25 
25 
25 


10 
10 
10 
10 


14 
14 


54 
54 
54 
54 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


21 
21 


70 
70 


£ee 


OoMmuUMm 


895 
895 
895 
895 


634 
634 


194 
194 
194 


156 


124 
124 


178 
178 
178 


925 
925 
925 


996 
996 
996 
996 


678 
678 


595 
595 
595 
325 


HYDRO 


MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1913 SGE 7000 650 
1913 SGE 7000 650 
913 SGE 7000 650 
1913 SGE 7000 650 
2 600 
1950 CWES 13800 ZR 15:0 
1950 CWES 13800 21) 150 
42 300 
1925 CWES 6600 1 120 
1925 CWES 6600 1 120 
1925 CWES 6600 1 120 
3 360 
1926 SGE 6600 1 120 
1 120 


1965 CWES 13800 64 600 
1965 CWES 13800 64 600 


129 200 

1913 CGE 6600 375750 
1914 CGE 6600 3 750 
1919 SGE 6600 3 000 
10 500 

1920 GE 4400 700 
1920 GE 4400 700 
1920 GE 4400 700 
2 100 

1910 SGE 11000 700 
1910 SGE 11000 700 
1910 SGE 11000 700 
1911 SGE 11000 700 
2 800 

1923 CWES 2300 1 620 
1924 CWES 2300 1 620 
3 240 

1924 CGE 4000 5 400 
1924 CGE 4000 5 400 
1928 CGE 4000 5 400 
1928 CGE 4000 7 970 
24 170 


HAUTEUR DE CHUTE 


HEADS 


MINIMUM 


MINIMUM 


NORMAL 


NORMALE 


cece ccc cee Men sees ce cccess 


HYDRO 
OPERATING 
MAXIMUM 
MAXIMUM 
KIPLING 31 
LATITUDE 50 15 
LCNGITUDE 82 08 
MATTAGAMI RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 
LAKE#IELD 5 
LATITUDE 44 25 
LONGITUDE 78 16 
OTONABEE RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 
LITTLE LONG 28 
LATITUDE 50 00 
LONGITUDE 82 10 


MATTAGAMI RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 
LOWER NOTCH 73 
LATITUDE 54 78 

LONGITUDE 79 27 


MCNTREAL RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


LOWER STURGEON 13 
LATITUDE 48 49 

LONGITUDE 81 29 

MATTAGAMI RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 
MANITOU FALLS 17 


50 35 
CEy Ait! 


LATITUDE 
LONGITUDE 
ENGLISH KIVEB 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


MATABITCHUAN 96 
LATITUDE 47 07 
LONGITUDE 79 30 


MATABITCHUAN RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 
MC VITTIE 12 
LATITUDE 46 17 

LCNGITUDE 80 51 


WANAPITEI RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 
MEERICKVILLE 8 
LATITUDE 44 55 

LONGITUDE 75 50 

RIDEAU RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 
MEYERSBURG nO 
LATITUDE 44 15 

LONGITUDE 77 «+48 


TRENT RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


30 


MOYEN 


MOYEN 


244) 


MOYEN 


69 


MOYEN 


12 


MOYEN 


16 


MOYEN 


IE) 


MOYEN 


14 


MOYEN 


MOYEN 


n0 


MOYEN 


31 


263 


28 


384 


70 


77 


13 


93 


16 


353 


96 


12 


34 


10 


- 52 - 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCIPALES 


TURBINE 


YEAR AND 
MANUFACTURER 

ANNEE ET 
FABRICANTS 

1966 DEW RPF 
1966 DEW RPF 
1928 CAC RP 
1963 EE RP 
1963 EE RP 
1971 DEW RF 
1971 DEW RF 
1923 DEW RF 
1923 DEW RF 
1956 DEW RPF 
1956 DEW RPF 
1956 DEW RPF 
1956 DEW RPF 
1958 DEW RPF 
1910 IPM RF 
1910 IPM RF 
1910 IPM RF 
1910 IPM RF 
1912 WK RF 
1912 WK RF 
1915 WH RF 
Ae KE) SMS RF 
1924 CAC RF 
1924 CAC RF 
ag924 CAC RF 


RUNNER 


RPM 


100 


112 


95 
IE, 


120 
120 


136 
436 


150 
150 
150 
150 
150 


600 
600 
600 
600 


257 
257 


240 
200 


150 
150 
150 


HEAD 


CHUTE 


30 
30 


27 
27 


70 
70 


13 
13 


16 
16 
16 
16 
16 


93 
93 
93 
93 


es 
13 


10 
10 
10 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


70 124 
70 124 


62 664 
62 664 


126 620 
126 820 


2 984 
2 984 


13 804 
13 801 
13 801 
13 801 
T3 801 


462 
462 
462 
462 


NM WB fw bw 


1 343 
1 343 


559 
485 


1 641 
641 
1 641 


= 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1966 CWES 13800 62 700 
1966 CWES 13800 62 700 
125 400 
1928 SGE 2400 2 000 
2 600 
1963 CWES 13800 60 800 
1963 CWES 13800 60 800 
121 600 
1971 CGE 13800 114 000 
1971 CGE 13800 1714 000 
228 600 
1923 CGE 2300 3 200 
1923 CGE 2300 3 200 
6 400 
19 56 CGE 13800 14 400 
1956 CGE 13800 14 400 
1956 CGE 13800 14 400 
1956 CGE 13800 14 400 
1958 CGE 13800 14 400 
72 000 
1910 CGE 2400 1 690 
1910 CGE 2400 1 690 
1910 CGE 2400 1 690 
1910 CGE 2400 1 690 
6 760 
1912 CGE 2300 RIS 
1912 CGE 2300 1 125 
2 250 
1915 SGE 600 440 
1929 GE 600 400 
840 
1924 SGE 6600 1 600 
1924 SGE 6600 1 600 
1924 SGE 6600 1 600 
4 800 


HYDRO 


OPERATING HEADS 


HAUTEUR DE CHUTE 


MAXIMUM MINIMUM NORMAL 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE 
eee cece eee e Men cscs coececs 
MOUNTAIN CHUTE 48 46 47 
LATITUDE 45 14 
LONGITUDE 76 50 
MADAWASKA RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW~DEBIT ANNUEL MOYEN - 82 
NIPISSING 28 27 28 
LATITUDE 46 06 
LONGITUDE 79 29 
SOUTH RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - aq 
ONTARIO POWER 66 61 62 
LATITUDE 43 05 
LCNGITUDE 79 (05 
NIAGARA RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 155 
OTTER RAPIDS 34 32 34 
LATITUDE 50 11 
LONGITUDE 81 37 
ABITIBI RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 338 
OTTO HOLDEN 25 24 24 
LATITUDE 46 23 
LONGITUDE 78 43 
OTTAWA RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN —- 677 
PINE PORTAGE az 31 32 
LATITUDE 49 18 
LONGITUDE 88 19 
NIFIGON RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 339 
RAGGED RAPIDS 12 at 11 
LATITUDE 45 01 
LONGITUDE 79 41 
MUSKOKA KIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN —- 62 
RANNEY FALLS 15 14 14 
LATITUDE 44 18 
LONGITUDE 77 48 
THKENT RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 
EED ROCK FALLS 30 27 29 
LATITUDE 46 19 
LONGITUDE 83 17 
MISSISSAGI RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 126 


- 53- 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM 
ANNEE ET TURBINE T/MN 
FABRICANTS 

1967 EE RF 100 
1967 EE RF 100 
1921 JM RF 450 
1924 JM RF 450 
1905 JV RF 188 
1905 JV RF 188 
1905 JMV RF 188 
1906 JMV RF 188 
1908 JMV RF 188 
1908 JMV RF 188 
1909 JMV RF 188 
1910 JMV RF 188 
1911 JMV RF 188 
1911 JMV RF 188 
1913 JMV RF 188 
1913 WSM RF 188 
1961 CAC RPF 138 
1961 CAC RPF 138 
1963 CAC RPF 138 
1963 CAC RPF 138 
1952 CAC RF 95 
1952 CAC RF 95 
1952 CAC RF 95 
1952 CAC RF 95 
1952 JI RF 95 
1952 JL RF 95 
1952 JI RF 95 
1953 JI RF 35 
1950 CAC RF 109 
1950 CAC RF 109 
1954 SMS RF 109 
1954 SMS RF 109 
1938 MST RPK 200 
1938 MSI RPK 200 
1922 BOVG RF 120 
1922 BOVG RF 120 
1926 WH RF 360 
1960 DEW RPF 180 
1961 DEW RPF 180 


HEAD 


CAPACITY 


CHUTE CAPACITE 


46 
46 


28 
28 


55 
55. 
ao) 
55 
55 
5) 
55 
55 
55 
DD: 
55 
55 


33 
33 
33 
33 


23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 


32 
32 
32 
32 


f2 
2 


28 
28 


KW 


83 
83 


WOWWWUDDADADDOAMO 


oe) 
19 


552 
552 


932 
932 


728 
728 
728 
728 
728 
728 
728 
996 
996 
996 
996 
996 


760 
760 
760 
760 


110 
110 
7110 
110 
6 18 
618 
618 
618 


586 
586 
570 
570 


879 
879 


730 
730 
746 


769 
769 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1967 CWES 13800 62 750 
1967 CWES 13800 69 750 
139 500 
1909 CWES 2300 1 050 
1909 SGE 2300 1 000 
2 050 
1905 WE 12000 7 500 
1905 WE 12000 7 500 
1905 WE 12000 7 500 
1906 WE 12000 8 770 
1908 WE 12000 8 770 
1908 WE 12000 8 770 
1909 WE 12000 8 770 
1910 CGE 12000 8 775 
1911 CGE 12000 8 775 
1919 CGE 12000 8 775 
1913 CGE 12000 8 775 
1913 CGE 12000 8 775 
101 455 
1961 CGE 13800 43 700 
1961 CGE 13800 43 700 
1963 CGE 13800 43 700 
1963 CGE 13800 43 700 
174 800 
1952 CWES 13800 25 650 
1952 CWES 13800 25 650 
1952 CWES 13800 25 650 
1952 CWES 13800 25 650 
1952 CWES 13800 25 650 
1952 CWES 13800 25 650 
1952 CWES 13800 25 650 
1952 CWES 13800 25 650 
205 200 
1950 CWES 13800 29 700 
1950 CWES 13800 29 700 
1954 CWES 13800 34 650 
1954 CWES 13800 34 650 
128 700 
1938 CWES 6600 37825 
1938 CWES 6600 B) 132413) 
7 650 
1922 CGE 6600 3 600 
1922 CGE 6600 3 600 
1926 SGE 600 720 
7 920 
1960 CGE 13800 20 250 
1961 CGE 13800 20 250 
40 500 


HYDRO 
OPERATING HEADS 
HAUTEUR DE CHUTE 
HAXIMUM MINIMUM NORMAL 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE 
sce c cece cee Mee cece ceccees 
ROBERT H SAUNDERS 26 25 25 
LATITUDE 45 01 
LONGITUDE 74 47 
ST LAWRENCE RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 7 872 
SANDY FALLS 10 9 10 
LATITUDE 48 31 
LONGITUDE 81 27 
MATTAGAMI RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN —- 
SEYMOUR 7 7 7 
LATITUDE 44 19 
LONGITUDE 77 46 
TRENT RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 
SIDNEY 6 6 6 
LATITUDE 44 08 
LONGITUDE 77 36 
TRENT RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 
SILLS ISLAND 5 4 4 
LATITUDE 44 12 
LONGITUDE 77 +36 
TRENT RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 
SILVER FALLS 110 nog nog 
LATITUDE 48 41 
LONGITUDE 89 37 
KAMINISTIKWIA RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW~DEBIT ANNUEL MOYEN - 30 
SIR ADAM BECK #1 91 89 90 
LATITUDE 43 09 
LONGITUDE 79 03 
NIAGARA RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 409 


ae oh 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM 
ANNEE ET TURBINE T/HN 
PABRICANTS 

1958 EE RPF 95 
1958 EE RPF 95 
1958 EE BPF 95 
1958 EE RPF 95 
1958 EE RPF 95 
1958 EE RPF 95 
1958 EE RPF 95 
1959 EE RPF 95 
1959 EE RPF 95 
1959 EE RPF 95 
1959 EE RPF 95 
1959 EE RPF 95 
1959 EE RPF 95 
1959 EE RPF 95 
1959 EE RPF 95 
1959 EE RPF 95 
1911 SMS RF 214 
1911 SMS RF 214 
1916 IPM RF 136 
1909 WK RF 150 
1909 WK RF 150 
1910 WK RF 150 
1914 WK RF 150 
1911 WK RF 150 
n911 BOVG RF 120 
1911 BOVG RF 120 
1911 BOVG RF 120 
1911 BOVG RF 120 
1926 MSI BP 120 
1926 MSI RP 120 
1959 CAC RF 240 
1921 WSM RF 188 
1921 WSM RF 188 
1921 CRMP RF 190 
1921 CRMP RF 188 
1921 CREMP RF 188 
1923 DEW RF 188 
1923 DEW RF 188 
1924 DEW RF 188 
1921 DEW RF 190 
1930 DEW RF 190 


HEAD 


CHUTE 


oi i i | 


DADA 


101 


93 
93 
93 
93 
93 
90 
90 
90 
90 
90 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


55 
55 
B33) 
55 
59 
55 
61 
55 
55 
55 
3)3) 
35) 
S35) 
20) 
55 
Do) 


ao = 


44 


950 
950 
950 
950 
978 
950 
023 
950 
950 
950 
950 
950 
950 
950 
950 
950 


895 
895 
865 


821 
821 
821 
821 
821 


O44 
044 
O44 
O44 


746 
746 


760 


7192 
792 
030 
030 
030 
268 
268 
268 
268 
268 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1958 CGE 13800 57 000 
1958 CGE 13800 57 000 
1958 CWES 13800 57 000 
1958 CWES 13800 57 000 
1958 CGE 13800 57 000 
1958 CGE 13800 57 000 
1958 CWES 13800 57 000 
1959 CWES 13800 57 000 
1959 CGE 13800 57 000 
1959 CGE 13800 57 000 
1959 CWES 13800 57 000 
1959 CWES 13800 57 000 
1959 CGE 13800 57 000 
1959 CGE 13800 57 000 
1959 CWES 13800 57 000 
1959 CWES 13800 57 000 
912 000 
1911 CWES 12000 950 
1911 CWES 12000 950 
1916 CGE 12000 155955 
3 495 
1909 CGE 2400 600 
1909 CGE 2400 600 
1910 CGE 2400 600 
1911 CGE 2400 750 
1911 CGE 2400 600 
31510 
1911 SGE 6600 TENS 
1971 SGE 6600 735 
1911 SGE 6600 TONS 
1941 SGE 6600 O'S 
3 180 
1936 CGE 2300 ee Ath) 
1942 CGE 6600 1 020 
2291 
1959 CWES 13800 45 000 
45 000 
1921 CWES 12000 36 000 
1921 CWES 12000 36 000 
1922 CGE 12000 36 000 
1923 CGE 12000 43 200 
VES) CGE 12000 36 000 
1923 CWES 12000 44 000 
1923 CGE 13800 43 200 
1956 CGE 13800 46 750 
1970 CWES 12000 46 750 
1970 CWES 13800 46 750 
414 650 


HYDEO 
OPERATING HEADS 
HAUTEUR DE CHUTE 
MAXIMUM MINIMUM NORMAL 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE 
saaate cate coMee an caic sacs s 
SIR ADAM BECK #2 91 89 90 
LATITUDE 43 09 
LONGITUDE 79 03 
NIAGARA RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 1 759 
SIR ADAM BECK P&G 27 12 24 
LATITUDE 43 09 
LONGITUDE 79 04 
NIAGARA RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 17 
SOUTH FALLS 34 33 33 
LATITUDE 45 00 
LONGIIUDE 79 18 
SOUTH MUSKOKA RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 20 
STEWARTVILLE 48 46 47 
LATITUDE 45 25 
LONGITUDE 76 30 
MADAWASKA RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 93 
STINSON 18 16 17 
LATITUDE 46 31 
LONGITUDE 80 43 
WANAPITEI RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 
TRETHEWEY FALLS qq 10 1 
LATITUDE 44 59 
LONGITUDE 79 16 
SOUTH MUSKOKA RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 19 
WAWAITIN 39 38 38 
LATITUDE 48 21 
LONGITUDE 81 30 
MATTAGAMZI RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 30 
WELLS 65 59 64 
LATITUDE 46 20 
LONGITUDE 83 35 


MISSISSAGI RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 74 


- 55 - 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM 
ANNEE £T TURBINE T/MN 
FABRICANTS 

1954 DEW RF 150 
1954 DEW RF 150 
1954 DEW RF 150 
1954 DEW RF 150 
1954 DEW RF 150 
1954 DEW RF 150 
1954 DEW RF 150 
1955 DEW RF 150 
1955 DEW RF 150 
1955 DEW RF 150 
1955 DEW RF 150 
1955 DEW RF 150 
1957 DEW RF 150 
1957 DEW RF 150 
1958 DEW RF 150 
1958 DEW RF 150 
1957 EE RPK 92 
1957 EE RPK 92 
1957 EE RPK 92 
1958 EE RPK 92 
1958 EE RPK 92 
1958 EE RPK 92 
1916 WH RF 720 
4925 WK RF 514 
1925 WK RF 514 
1948 CAC RF 164 
1948 CAC RF 164 
1948 CAC RF 164 
1969 CAC RF 129 
1969 CAC RF zg 
925 ac RF 240 
i925 AC RF 240 
1929 MST RP 257 
1912 SMS RF 375 
1912 SMS RF 375 
1913 SMS RF 375 
1918 SMS RF 375 
1970 DEW RPF 113 
1970 DEW RPF 113 


HEAD 


CHUTE 


89 
89 
89 
89 
89 
89 
89 
89 
89 
89 
89 
89 
89 
89 
89 
89 


26 
26 
26 
26 
26 
26 


33 
33 
2)5) 


45 
45 
45 
45 
45 


17 
17 


38 
38 
38 
38 


62 
62 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


78 
78 
78 
78 
78 
78 
78 
78 
78 
78 
78 
78 
78 
78 
78 
78 


34 
34 
34 
34 
34 
34 


tM Nh HH 


111 
111 


330 
330 
330 
330 
330 
330 
330 
330 
330 
330 
330 
330 
330 
330 
330 
330 


316 
316 
316 
316 
316 
316 


746 
641 
641 


888 
888 
883 
728 
728 


611 
611 


716 


574 
574 
984 
984 


900 
900 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1954 CGE 13800 76 475 
1954 CWES 13800 76 475 
1954 CGE 13800 76 475 
1954. CWES 13800 76 475 
1954 CGE 13800 76 475 
1954 CWES 13800 76 475 
1954 CGE 13800 76 475 
1955  CWES 13800 76 475 
1955 CGE 13800 76 475 
1955 CWES 13800 76 475 
1955 CGE 13800 76 475 
1955  CWES 13800. 76 475 
1957 CGE 13800 76 475 
1957 CWES 13800 76 475 
1958 CGE 13800 76 475 
1958 CWES 13800 76 475 
1 223 600 
1957 CWES 13800 29 450 
1957 CWES 13800 29 450 
1957 CWES 13800 29 450 
1958 CWES 13800 29 450 
1958 CWES 13800 29 450 
1958 CWES 13800 29 450 
176 700 
1916 CGE 6600 635 
1925 BP 6600 1 600 
1925 BP 6600 1 600 
3 835 
1948 CGE 13200 20 400 
1948 CGE 13200 20 400 
1948 CGE 13200 20 400 
1969 CGE 13800 45 900 
1969 CGE 13800 45 900 
153 000 
1925 CGE 2300 2 000 
1925 CGE 2300 2 000 
4 000 
1929  SGE 6600 1 600 
1 600 
1912 CWES 12000 2 500 
1912 CWES 12000 2 500 
1913 CWES 12000 3 375 
1918 CWES 12000 3 375 
11 750 
1970 CGE 13800 101 650 
1970 CGE 13800 101 650 
203 300 


HYDEO 
OPERATING HEADS 
HAUTEUR DE CHUTE 
MAXIMUM MINIMUM NOBMAL 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE 
coc cece cee Mas cscs ccsccee 
WHITEDOG FALLS 14 13 14 
LATITUDE 50 07 
LONGITUDE 94 52 
WINNIPEG BIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 452 
ORILLIA WATER LIGHT & POWER COMM 
MATTHIAS 14 14 14 
LATITUDE 45 00 
LONGITUDE 79 18 
MUSKOKA RIVER 
AVEKAGE ANNUAL FLOW-DEBiT ANNUEL MOYEN - 16 
MINDEN 22 19 21 
LATITUDE 44 56 
LONGITUDE 78 43 
GULL RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 14 
SWIFT RAPIDS 15 14 14 
LATITUDE 44 514 
LONGITUDE 79 30 
SEVERN RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 35) 
OTTAWA HYDRO 
CHAUDIERE #2 12 9 12 
LATITUDE 45 25 
LONGITUDE 75 43 
OTIAWA RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 71 
CHAUDIERE #4 12 10 12 
LATITUDE 45 25 
LONGITUDE 75 43 
OTTAWA RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 92 
PARRY SOUND PUBLIC UTILITIES COMM 
PARRY SOUND 7 6 7 
LATITUDE 45 22 
LONGITUDE 80 01 
SEQUIN BASIN 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 4 
PETERBOROUGH UTILITIES COMM 
PETERBOROUGH 9 7 8 
LATITUDE 44 18 
LONGITUDE 78 19 
OTONABEE RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - Sy 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM 

ANNEE ET TURBINE T/MN 
FABRICANTS 

1958 DEW RPF 106 
1958 DEW RPF 106 
1958 DEW RPF 106 
1950 SMS RPK 257 
1935 SMS RF 277 
1935 SMS RF 277 
1966 CAC RPK 277 
1966 CAC RPK 277 
1979 BARB RPF 277 
1908 Sas RF 180 
1908 SMS RF 180 
1984 BATC RF 180 
1931 WH RF 163 
1981 WWE RF 163 
1919 BOVG RF 200 
1919 BOVG RF 257 
1950 cvic RF 150 
1950 JL RF 180 
1950 WH RF 180 


HEAD 


CHUTE 


13 


20 
20 


14 
14 
14 


12 
12 
12 


12 


12 


7 
7 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
CAPACITY MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
CAPACITE ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW KW 
27 453 1958 CWES 13800 21 600 
27 453 1958 CWES 13800 21 600 
27 “453 1958 CWES 13800 21 600 
64 800 
6 443 700 
Zent2 1950 GE 2300 2 812 
2 812 
1 940 1935 GE 2300 1 800 
1 940 1935 GE 2300 1 800 
3 600 
2 611 1966 CGE 2400 2 700 
2 611 1966 CGE 2400 2 700 
2 611 1978 CGE 2400 2 700 
8 100 
144 512 
1 716 1909 CWES 4000 1 462 
1 716 1909 CWES 4000 1 462 
1 716 1909 CWES 4000 1 462 
4 386 
4 028 1900 CGE 4000 3 960 
4 028 1900 CGE 4000 3 960 
7 920 
12 306 
420 HE} he) SGE 2300 420 
920 1919 CWES 2300 920 
1 340 
1 340 
1 716 1902 WEST 2240 1 200 
1 596 1905 CGE 2300 1 400 
1 902 1920 CGE 2300 1 500 
4 100 


4 100 


HYDRO 


OPERATING HEADS 


HAUTEUR DE CHUTE 


MAXIMUM MINIMUM NORMAL 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE 
sce ccc ec cee Mew cece coecees 
RENFREW HYDRO ELECTRIC COMM 
PLANT #1 fh2 10 11 
LATITUDE 45 30 
LONGITUDE 76 43 
BCNNECHERE RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 8 
PLANT #2 12 12 12 
LATITUDE 45 30 
LONGITUDE 76 43 
BCNNECHERE RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 8 
SPRUCE FALLS POWER & PAPER CO LTD 
KAPUSKASING HYDRO 10 8 9 
LATITUDE 49 30 
LONGITUDE G2 Zo 
KAPUSKASING RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - Za) 
SMOKY FALLS 36 32 35 
LATITUDE 50 03 
LCNGITUDE 82 08 
MATTAGAMI RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBiT ANNUEL MOYEN - 170 
ST LAWRENCE SEAWAY AUTHORITY 
WELLAND 57 49 56 
LATITUDE 43 09 
LONGITUDE 79° =«11 
WELLAND CANAL 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 5 
TRENT UNIVERSITY 
NASSAU 5 3 5 
LATITUDE 44h 24 
LONGITUDE 78 18 
OTONABEE RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 34 
MANITOBA 
MANITOBA HYDRO 
GRAND RAPIDS 39 35) Si 
LATITUDE 53 10 
LONGITUDE 99) 16 
SASKATCHEWAN RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN —- 595 


- 57 - 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM 
ANNEE ET TURBINE T/MN 
FABRICANTS 

1910 SMS RF 400 
1914 Sms RF 400 
1953 CB RF 400 
1927 CB RF 300 
1936 CB RF 300 
1923 DEW RF 180 
1928 AC RF 164 
1928 AC RF 164 
1928 AC RF 164 
1931 AC RF 164 
1932 SMS RF 360 
1932 SMS RF 360 
1932 SMs RF 360 
1902 WK RF 138 
1902 WK RF 138 
1926 VICK RF 120 

ONTARIO, TOTAL 

1965 JI RPK 112 
1965 JI RPK 112 
1965 JI RPK 112 
1968 CAC RPK WZ 


HEAD 


CHUTE 


2 
12 
12 


12 
12 


34 
34 
34 
34 


49 


49 


=}f/ 
37 
37 
37 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


13 
13 
13 
13 


WWW 


fl 


111 
111 
111 
111 


448 
448 
448 


336 
336 


865 


987 
987 
987 
987 


730 
730 
730 


522 
522 
194 


900 
900 
900 
900 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1912 SGE 4160 270 
1912 SGE 4160 270 
1954 EE 4160 480 
1 020 
1900 CGE 4160 580 
1900 CGE 4160 380 
960 
1 980 
19/23 GE 2300 1 800 
1 800 
1928 GE 6600 13 200 
1928 GE 6600 13 200 
1928 GE 6600 13 200 
1931 GE 6600 13 200 
52 800 
54 600 
1932 CGE 6600 4 000 
1932 CGE 6600 4 000 
1932 CGE 6600 4 000 
12 000 
12 000 
1902 CGE 6600 360 
1902 CGE 6600 360 
1926 CGE 6600 1 500 
2 220 
2 220 
7 129 948 
1965 CGE 13800 109 250 
1965 CGE 13800 109 250 
1965 CGE 13800 109 250 
1968 CGE 13800 109 250 
437 000 


HYDEO 
OPERATING HEADS 
HAUTEUR DE CHUTE 
MAXIMUM MINIMUM NORMAL 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE 
ccc eccec we eMec eres coccces 
GREAT FALLS 18 16 a7 
LATITUDE 50 27 
LONGITUDE 96 00 
WINNIPEG RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 850 
JENPEG 12 6 9 
LATITUDE 54 32 
LONGITUDE 98 02 
NELSON EIVER 
AVERAGE ANNUAL FPLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 1 841 
KELSEY 17 15 16 
LATITUDE 56 02 
LONGITUDE 96 32 
NELSON KIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 2) PRE) 
KETTLE RAPIDS 31 28 29 
LATITUDE 56 23 
LONGITUDE 94 38 
NELSON RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 3 058 
LAURIE RIVER NO 1 17 15 17 
LATITUDE 56 14 
LCNGITUDE 104 00 
LAURIE RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 27 
LAUKIE RIVER NO 2 17 16 17 
LATITUDE 56 15 
LONGITUDE 101 07 
LAURIE RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 27 
LONG SPRUCE 28 25 26 
LATITUDE 56 24 
LONGIIUDE 94 22 
NELSON RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN —- 3 058 


= 68"= 


MAIN TURBINES 


- 


TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM 

ANNEE ET TURBINE T/MN 
FABRICANTS 

1923 DEW RPF 139 
1923 DEW RPF 139 
1926 DEW RPF 139 
1927. SMS RPF 139 
1928 DEW RPF 139 
1928 DEW RPF 139 
1977 LMW RPK 62 
1978 LMW RPK 62 
1978 LMW RPK 62 
1978 LAW RPK 62 
1979 LMW RPK 62 
1979 LAW RPK 62 
1960 DEW RPF 103 
1960 DEW RPF 103 
1960 DEW RPF 103 
1960 DEW RPF 103 
1961 DEW RPF 103 
1969 DEW RPF 103 
1972 DEW RPF 103 
1970 DEW RPF 90 
1971 DEW RPP 90 
1979 DEW RPF 90 
1971 DEW RPF 90 
1972 DEW RPF 90 
1972 DEW RPF 90 
1973 DEW RPF 90 
1973 DEW RPF 90 
1973 DEW RPF 90 
1974 DEW RPF 90 
1974 DEW RPP 90 
1974 DEW RPF 90 
1952 ac RF 200 
1952 ac RF 200 
1958 JI RF 164 
1977 DEW RPF 82 
1977 DEW RPF 82 
1978 DEW RPF 82 
1978 DEW RPF 82 
1978 DEW RPF 82 
1978 DEW RPF 82 
1979 DEW RPF 82 
1979 DEW RPF 82 
1979 DEW RPF 82 
1979 DEW RPF 82 


HEAD 


CHUTE 


18 
18 
18 
18 
18 
18 


NaN NYS 


17 
17 


17 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


25 
743) 
23 
23 
23 
23 


27 
27 
PY) 
27 
27 
27 


31 


100 
100 
100 
100 
100 
#00 
100 
100 
100 
100 


126 
126 
126 
126 
126 
126 


304 
304 
304 
304 
304 
304 


332 
332 
332 
SoZ 
332 
B32 
Sikys 


440 
440 
440 
440 
440 
440 
440 
440 
440 
440 
440 
440 


611 
611 


ae 


710 
710 
710 
710 
710 
710 
710 
710 
710 
710 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1923 CGE 11000 22 000 
1923 CGE 11000 22 000 
19 26 CGE 11000 22 000 
1927 CGE 11000 22 000 
1928 CGE 11000 22 000 
1928 CGE 11000 22 000 
132 000 
1977 LAW 4200 31 000 
1978 LAW 4200 31 000 
1978 LMW 4200 31 000 
1978 LAW 4200 31 000 
1979 LMW 4200 31 000 
1979 LMW 4200 31 000 
186 000 
1960 CGE 13800 S}E hn T/S 0) 
1960 CGE 13800 33 750 
1960 CGE 13800 Soo 
1960 CGE 13800 33 750 
1961 CGE 13800 Sisin 130) 
1969 CGE 13800 33 750 
1972 CGE 13800 337750 
236 250 
1970 MITS 13800 102 000 
1971 MITS 13800 102 000 
1971 MITS 13800 102 000 
1971 MITS 13800 102 000 
1972 MITS 13800 102 000 
1972 MITS 13800 102 000 
1973 MITS 13800 102 000 
UNIS} MITS 13800 102 000 
1973 MITS 13800 102 C00 
1974 MITS 13800 102 000 
1974 MITS 13800 102 000 
1974 MITS 13800 102 000 
1 224 000 
1952 CGE 2300 2 475 
1952 CGE 2300 2 7S 
4 950 
1958 CGE 2300 5 400 
5 400 
1977 CGE 13800 98 000 
1977 CGE 13800 98 000 
1978 CGE 13800 98 000 
1978 CGE 13800 98 000 
1978 CGE 13800 98 000 
1978 CGE 13800 98 000 
UOUE) CGE 13800 98 000 
1979 CGE 13800 98 000 
1979 CGE 13800 98 000 
1979 CGE 13800 98 000 


HYDEO 
OPERATING HEADS 
HAUTEUR DE CHUTE 
MAXIMUM MINIMUM NORMAL 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE 
cece cece eee Mecca ee ce ceeee 
MC ARTHUR 7 6 7 
LATITUDE 50 24 
LONGITUDE 96 00 
WINNIFEG RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 850 
PINE FALLS 12 10 11 
LATITUDE 50 34 
LONGITUDE 96 11 
WINNIPEG RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 850 
SEVEN SISTERS 19 17 18 
LATITUDE 50 07 
LONGITUDE 96 02 
WINNIFEG RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 850 
WINNIPEG CITY OF 
POINTE DU BOIS 14 14 14 
LATITUDE 50 18 
LONGITUDE 95 33 
WINNIPEG RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 736 
SLAVE FALLS 9 9 9 
LATITUDE 50 13 
LONGITUDE 957-35 
WINNIPEG RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN —- 736 
SASKATCHEWAN 
ELDORADO NUCLEAR LTD 
CHABLOT BIVER 24 28 26 
LATITUDE O9e3F 
LONGITUDE 109 08 


CHARLOT RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AWD 
MANUFACTURER RUNNER RPM 
ANNEE ET TURBINE T/MN 
FABRICANTS 
1954 DEW RPF 86 
1954 DEW RPF 86 
1954 DEW RPF 86 
1954 DEW RPF 86 
1955 DEW RPF 86 
1955 DEW RPF 86 
1955 DEW RPF 86 
1955 DEW RPF 86 
1951 DEW RPF 95 
1951 DEW RPF 95 
1952 DEW RPF Se) 
1952 DEW RPF 95 
1952 DEW RPF Os) 
1952 DEW RPF Cys) 
1931 AC RPF 138 
1931 DEW RPF 138 
1931 Sus RPF 138 
1949 DEW RPF 129 
1950 DEW RPF 129 
1952 DEW RPF 129 
1914 BOVG RF 164 
1911 BOVG RF 164 
1911 BOVG RF 164 
1911 BOVG RF 164 
1914 BOVG RF 164 
1914 WYSS RF 138 
1914 WYSS RF 138 
1914 WYSS RF 138 
1922 BOVG RF 150 
1922 BOVG RF 150 
1922 BOVG RF 150 
1923 cviIc RF 150 
1923 cvic RF 150 
1923 cvic RF 150 
1925 BOVG RF 150 
1925 BOVG RF 150 
1939 DEW RPF 95 
1931 DEW RPF 95 
1936 DEW RPF 95 
1936 DEW RPF 95 
1946 DEW RPF 95 
1946 DEW RPF 95 
1948 DEW RPF 95 
1948 DEW RPF 95 
MANITOBA, TOTAL 
1978 DEW RF 300 
1978 DEW RF 300 


HEAD CAPACITY 
CHUTE CAPACITE 
M KW 
7 7 460 
7 7 460 
7 7 460 
7 7 460 
7 7 460 
i/ 7 460 
7 7 460 
7 7 460 
1 14 174 
11 14° 174 
11 14 174 
11 14 174 
11 14° 174 
11 14 174 
19 24 866 
JS) 24 866 
19 24 866 
19 24 866 
19 24 867 
19 24 867 
14 3 879 
14 3) 879 
14 3 879 
14 3 879 
14 3) 879 
14 5 073 
14 5 073 
14 5073 
14 5 147 
14 5 147 
14 5 147 
14 5 446 
14 5 446 
14 5 446 
14 5 968 
14 5 968 
S) BEI52 
9 8 952 
¢) 8 952 
S) 8 952 
9 8 952 
9 8 952 
9 8 952 
9 87952 
28 5 341 
28 5 341 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1954 CGE 6900 TIER 
1954 CGE 6900 7 650 
1954 CGE 6900 7 650 
1954 CGE 6900 7 €50 
1955 CGE 6900 7 650 
19155 CGE 6900 7 650 
1955 CGE 6900 7 650 
1955 CGE 6900 7 650 
61 200 
1951 CGE 13800 WSEISG 
13951 CGE 13800 TSGISO 
1952 CGE 13800 13° 950 
1952 CGE 13800 13 950 
1952 CGE 13800 13 950 
1952 CGE 13800 13 950 
83 700 
1931 CGE 11000 25 000 
1931 CGE 11000 25 000 
1931 CGE 11000 25 000 
1949 CGE 11000 25 000 
1950 CGE 11000 25 000 
1952 CGE 11000 25 000 
150 000 
3 500 500 
1911 VICK 6600 3 000 
1911 VICK 6600 3 000 
1911 VICK 6600 3 000 
1911 VICK 6600 3 000 
1911 VICK 6600 3 000 
1914 CWES 6600 4 000 
1914 CWES 6600 4 000 
1914 CWES 6600 4 000 
1922 CGE 6600 5 200 
1922 CGE 6600 5 200 
n9122 CGE 6600 5 200 
1923 SGE 6600 5 200 
1923 SGE 6600 5 200 
1923 SGE 6600 5 200 
1925 SGE 6600 5 200 
1925 SGE 6600 5 200 
68 600 
1931 SGE 6600 9 000 
1931 SGE 6600 9 000 
1936 SGE 6600 9 000 
1936 SGE 6600 9 000 
1946 CGE 6900 9 000 
1946 CGE 6900 9 000 
1948 CGE 6900 9 000 
1948 CGE 6900 9 000 
72 000 
140 600 
3 641 100 
1978 CGE 6900 53,0 
1978 CGE 6900 S)H310 
10 260 


HYDRO 
OPERATING HEADS 
HAUTEUE DE CHUTE 
MAXIMUM MINIMUM NORMAL 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE 
cece ccc c cee Mec cces ccccces 

WATERLOO LAKE 20 20 20 
LATITUDE bg 37. 


LONGITUDE 108 58 
CHABLOT RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 42 
WELLINGTON LAKE 26 24 25 
LATITUDE 59 38 


LONGITUDE 109 04 
TAZIN RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 24 


SASKATCHEWAN POWER CORP 
COTEAU CREEK 54 44 53 
LATITUDE 51 17 


LONGITUDE 106 52 
SASKATCHEWAN RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 244 
ISLAND FALLS 18 17 17 
LATITUDE 55 30 


LONGITUDE 102 23 
CHUKCHILL RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIfT ANNUEL MOYEN —- 701 
SQUAW RAPIDS 34 29 32 
LATITUDE 53 42 


LCNGITUDE N03 20 
SASKATCHEWAN RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 476 


ALBERTA 


ALBERTA POWER LTD 
JASPER 152 152 152 


LATITUDE 52 48 

LONGITUDE 198 03 

ASTOBIA BIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 1 


TRANSALTA UTILITIES CORP 
BARRIER 47 37) 46 


LATITUDE 51 02 

LONGITUDE 115 02 

KANANASKIS RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - a3 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 
MANUFACTURER RUNNER RPM 
ANNEE ET TURBINE T/MN 
FABRICANTS 
1961 AC RPK 225 
1939 AC RF 300 
1959 AC RF 300 
1968 EE RF 129 
1968 EE RF 129 
1968 EE RF 129 
1928 IPM RPF 400 
1928 IPM RPF 400 
1930 DEW RPF 164 
1930 DEW RPF 164 
1930 DEW RPF 164 
1937 DEW RPF 150 
1939 DEW RPF 150 
1948 DEW RPF 150 
1959 DEW RPF 150 
1963 JOHN RF 120 
1963 JOHN RF 120 
1963 JOHN RF 120 
1963 JOHN RF 120 
1964 JOHN RF 120 
1964 JOHN RF 120 
1966 AC RF 120 
1967 AC RF 120 
SASKATCHEWAN, TOTAL 
1949 Pwu IP 450 
1956 JL RF 1200 
1947 DEW BF 225 


HEAD 


CHUTE 


21 
21 


53 
53 
53 


152 
159 


44 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


7 460 


2 238 
2 238 


62 664 
62 664 
62 664 


932 

932 
12 309 
a2 309 
12 309 
14 174 
14 174 
14 174 
14°174 


34 316 
34 316 
34 316 
34 316 
34 316 
34 316 
39° 35.1 
39 351 


450 
925 


10 071 


HYDRO 


MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1961 WEST 6900 7 500 
7 500 
1939 CGE 2300 2 400 
1959 CGE 2300 2 400 
4 800 
22 560 


1968 WEST 14000 55 980 
1968 WEST 14000 55 980 
1968 WEST 14000 55980 


167 940 
1928 GE 600 800 
1928 GE 600 800 
19 30 GE 6600 10 800 
1930 GE 6600 10 800 
1930 GE 6600 10 800 
1937 GE 6600 18 000 
1939 GE 6600 18 000 
1948 GE 6600 18 000 
1959 GE 6600 17 100 

105 100 
1963 EE 14400 356750 
1963 EE 14400 33 750 
1963 EE 14400 sisi 742X0) 
1963 EE 14400 33 750 
1964 EE 14400 S3e750) 
1964 EE 14400 33 750 


1966 WEST 14400 38 700 
1967 WEST 14400 38 700 


279 900 


552 940 


575 500 


1949 CGE 6600 450 
1956 CGE 2400 950 


1 400 


1 400 


1947 CWES 13200 9 560 


9 560 


HAUTEUR DE CHUTE 


HEADS 


MINIMUM 


MINIMUM 


NORMAL 


NORMALE 


sees cece cee Mec cece ce cccce 


HYDRO 
OPERATING 
MAXIMUM 
MAXIMUM 
BEARSPAW 15 
LATITUDE 51 08 
LONGITUDE 114 18 
BOW RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


BIGHORN 91 
LATITUDE 52 18 
LONGITUDE 116 19 


NCRTH SASKATCHEWAN R 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


BRAZEAU 121 
LATITUDE 52 54 
LONGITUDE 115 15 


BRAZEAU RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


CASCADE 105 
LATITUDE 51 13 
LONGITUDE 115 30 


CASCADE CANAL 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


GHOST 34 
LATITUDE ans 
LONGITUDE aa4 42 

BOW BIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


HORSESHOE 2373 
LATITUDE 5’ 07 
LONGITUDE 115 04 

BOW BIVEER 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


INTERLAKES 39) 
LATITUDE 50 38 
LCNGITUDE 115 08 


UPPER KANANASKIS L 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


KANANASKIS 23 
LATITUDE 51 06 
LONGITUDE 115 04 

BOW RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


OUTLET WORKS 6 
LATITUDE 52 58 
LONGITUDE 115 36 


BRAZEAU RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


EOCATERRA 67 
LATITUDE 50 45 
LONGITUDE 115 07 


KANANASKIS RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


14 


MOYEN 


52 


MOYEN 


MOYEN 


99 


MOYEN 


78) 


MOYEN 


21 


MOYEN 


19 


MOYEN 


MOYEN 


MOYEN 


50 


MOYEN 


15 


75 


120 


104 


32 


27 


22 


64 


82 


79 


52 


83 


72 


72 


52 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM 

ANNEE ET TURBINE T/MN 
FABRICANTS 

1954 KMW RPK 129 
1972 DEW RF 180 
1972 DEW RF 180 
1965 DEW RF 164 
1967 DEW RF 150 
1942 DEW RF 300 
1957 DEW RF 300 
1929 DEW RF 150 
1929 DEW RF 150 
1954 EE RF 150 
1953 KMW RF 300 
1954 DEW RF 225 
1955 KMW RF 300 
1955 DEW RF 722513) 
1955 CAC RF 257 
1913 CAC RF 163 
1913 CAC RF 163 
1954 DEW RPF 225 
1965 DEW RPK 150 
1967 DEW RPK 150 
1955 CAC RF 240 


HEAD 


CHUTE 


a5 


1S) 
15 


118 
118 


98 
98 


32 
32 
28 


22 
22 
22 
22 


30 


21 
21 
21 


56 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


15 479 


55 950 
55 950 


156 
186 


660 
500 


iW 138 
17 158 


13 428 
13 428 
22 380 


491 
595 
491 
595 


Ow mw 


5 147 


476 
476 
952 


ore 


9 586 
9 586 


13 726 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1954 CWES 13800 15 300 
15 300 
1972 EE 13800 59 000 
1972 EE 13800 59 000 
118 000 
1965 CWES 13800 144 000 
1967 CWES 13800 161 500 
305 500 
1942 CWES 13200 17 000 
1957 CWES 13200 17 000 
34 000 
1929 CWES 13200 12 750 
1929 CWES 13200 12 750 
1954 CWES 13200 2A 0 
46 650 
1911 CGE 12000 SoD 
1911 CGE 12000 5 625 
1911 CGE 12000 Siesiio 
1911 CGE 12000 5 625 
18 000 
19:55 CWES 4160 5 040 
5 040 
1993 SGE 12000 3 400 
1913 SGE 12000 3 400 
1951 CWES 12000 9 560 
16 360 
1965 CWES 13200 J PY 
1967 CWES 13200 9 720 
19 440 
1955 CWES 13800 3" 500 
13 500 


NORMAL 


NORMALE 


97 


HYDEO 
OPERATING HEADS 
HAUTEUR DE CHUTE 
MAXIMUM MINIMUM 
MaxIMuM AINIMUM 
cece c cer cee Mec cece ccceees 

RUNDLE 98 96 

LATITUDE 51 05 

LONGITUDE 115 22 

SPRAY BIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


SPRAY 276 274 
LATITUDE 51 04 
LONGITUDE 115 24 


SERKAY RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


THREE SISTERS 18 7 
LATITUDE 51 00 
LONGITUDE ney As) 


SPRAY RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


BRITISH COLUMBIA - COLOMBIE-BRITANNIQUE 


ALCAN SMELTERS & CHEMICALS LTD 


KEMANO 789 785 
LATITUDE 53 34 
LONGITUDE 127 56 


NECHAKO RESERVOIR 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


BRITISH COLUMBIA HYDRO & POWER AUTH 


ABERFELDIE 85 82 
LATITUDE 49 38 

LONGITUDE 115 17 

BULL RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 
ALOUETTE BF 34 
LATITUDE 49 23 

LONGITUDE 122 18 

ALOUEITE LAKE 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBiT ANNUEL MOYEN - 
ASH RIVER 253 233 
LATITUDE 49 24 

LONGITUDE 125805 

ASH RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 
BRIDGE RIVER #1 411 366 
LATITUDE 50 43 

LONGITUDE 122 14 


BRIDGE RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


MOYEN 


275 


11 


14 


18] 


788 


127 


84 


31 


44 


19 


248 


19 


4O4 


87 


= 62 = 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 
MANUFACTURER RUNNER 
ANNEE ET TURBINE 
FABRICANTS 
1951 DEW RF 
1960 DEW RF 
1951 DEW RF 
1960 DEW RF 
1951 DEW RPF 
ALBERTA, TOTAL 
1954 CAC IP 
1954 PWW IP 
1954 DEW IP 
1956 PUW TP, 
1956 DEW 40 
1957 Pww IP 
1958 DEW im) 
1967 DEW 192 
1922 SMS RF 
1922 SMS RF 
1928 EE RF 
1959 ANS RF 
1948 Viw IP 
1949 VIW IP 
1949 viw DP: 
1954 ViIw LP 


300 
300 


450 
450 


277 


S27 
327 
327 
327 
327 
327 
B27 
327 


600 
600 


200 


514 


300 
300 
300 
300 


HEAD 


CHUTE 


97 
97 


267 
267 


15 


762 
762 
762 
762 
762 
762 
762 
762 


84 
84 


38 


384 
384 
384 
384 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


17 158 
29 840 


46 252 
46 252 


2 686 


111 
111 
1114 
111 
111 
111 
111 
141 


900 
900 
900 
900 
900 
900 
900 
900 


23 
723 


to & 


S325) 


26 110 


51 474 
51 474 
51 474 
51 474 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1951 CWES 13200 17 000 
1960 CWES 13200 ZITO 
46 750 
1954 CWES 13200 40 400 
1960 CWES 13200 40 400 
80 800 
1951 CWES 6900 3 400 
3 400 
732 300 
733 700 
1954 CGE 13800 97 600 
1954 CWES 13800 97 600 
1954 EE 13800 97 600 
1956 CWES 13800 105 600 
1956 CGE 13800 97 600 
1957 EE 13800 105 600 
1958 CGE 13800 105 600 
1967 CWES 13800 105 600 
812 800 
812 800 
mIIZ2 CWES 2200 2 500 
1922 CWES 2200 2 500 
5 000 
1928 EE 6825 8 000 
8 000 
1959) CWES 13800 25 z00 
25 200 
1948 CWES 13800 45 000 
1949 CWES 13800 45 000 
1949 CWES 13800 45 000 
1954 CWES 13800 45 009 
180 000 


HYDRO 


OPERATING HEADS 


HAUTEUR DE CHUTE 


MAXIMUM MINIMUM NORMAL 


MAXIMUM MINIMUM NORMALE 


ere c eee cee Mew wees cee eeee 


BRIDGE RIVER #2 413 367 405 
LATITUDE 
LONGITUDE 
BRIDGE RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


50 43 
A22 14 


MOYEN - 87 


CHEAKAMUS 341 326 338 
LATITUDE 49 55 

LONGITUDE 123 18 

CHEAKAMUS RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLO#-DEBIT ANNUEL MOYEN < 46 


CLAYTON FALLS 76 73 74 


LATITUDE 32, 2973 
LONGITUDE 126 48 
CLAYTON CREEK 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 1 


CLOWHOM 55) 39 50 


LATITUDE 49 43 

LONGETUDE 123 32 

CLOWHOM RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 34 


ELKO PLANT 63 60 61 


LATITUDE 

LONGITUDE 
ELK RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


49 18 
115 04 


MOYEN - 58 


FALLS RIVER 64 57 63 


LATITUDE 
LONGITUDE 
FALLS RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 4 


54 00 
129 44 


GORDON M SHRUM 168 136 162 
LATITUDE 
LONGITUDE 
PEACE RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


55 58 
122 07 


JOHN HART 125 122 123 
LATITUDE 50 03 

LONGITUDE 125 20 

CAMPBELL RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 91 


JORDAN RIVER 340 323 334 
LATITUDE 
LONGITUDE 
JORDAN RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 11 


48 25 
a24 03 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM 
ANNEE ET TURBINE T/MN 
FABRICANTS 

1959 VEW 19 300 
1959 VEW TP 300 
1960 NEYC IP 300 
1960 NEYC IP 300 
1957 viIw RF 400 
1957 vViWw RF 400 
1961 GGG RF 900 
1958 viw RF 120 
1924 DEW RF 360 
1924 DEW RF 360 
1930 DEW RF 450 
1960 DEW RF 600 
1968 MITI RF 150 
1968 MITI RF 150 
1968 MITI RF 150 
1969 MITI RF 150 
1969 MITI RF 150 
1974 TOBA RF 150 
1972 TOBA RF 150 
1972 TOBA RF 150 
1974 FUJI RF 150 
1980 FUJI RF 150 
1948 DEW RF 327 
1949 DEW RF 327 
1949 DEW RF 327 
1949 DEW RF 327 
1953 DEW RF Sain 
1953 DEW RF 327 
1971 RF 257 


HEAD 


CAPACITY 


CHUTE CAPACITE 


291 
291 


7/3) 


44 


58 
58 


76 
76 


152 
152 
152 
152 
152 
15:2 
152 
152 
152 
152 


119 
119 
119 
119 
119 
119 


265 


70 
70 


29 


ee 


162 


172 
172 
172 
Uigez 


870 
870 


783 


840 


595 


595 


476 
476 


628 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1959 CWES 13800 62 000 
1959  CWES 13800 62 000 
1960 CWES 13800 62 000 
1960 CWES 13800 62 000 
248 000 
1957 CWES 13800 70 000 
1957 CWES 13800 70 000 
140 000 
1961 CGE 2400 702 
702 
1958 CWES 13800 30 000 
30 000 
1924 GE 6600 4 800 
1924 GE 6600 4 800 
9 600 
1930 EE 6600 4 800 
1960 CWES 6600 4 800 
9 600 
1968 CGE 13800 227 000 
1968 CGE 13800 227 000 
1968 CGE 13800 227 000 
1969 CGE 13800 227 000 
1969 CGE 13800 227 000 
1971 TOBA 13800 227 000 
1972 TOBA 13800 227 000 
1972 TOBA 13800 227 000 
1974 FUJI 13800 300 000 
1980 FUJI 13800 300 000 
2 416 000 
1948 CWES 13800 20 000 
1949 CWES 13800 20 000 
1949 CWES 13800 20 000 
1949 CWES 13800 20 000 
1953. CWES 13800 20 000 
1953  CWES 13800 20 000 
120 000 
1971 MITi 13800 150 000 
150 000 


HAUTEUR DE CHUTE 


HEADS 


MINIMUM 


MINIMUM 


NORMAL 


NORMALE 


eee cc ccc cee Meee ces ceecces 


HYDRO 
OPERATING 
MAXIMUM 
MAXIMUM 
KCCTENAY CANAL 62 
LATITUDE 4S 27 


LONGITUDE 117 30 
KOOTENAY RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 
LA JOLIE 77 
LATITUDE 50 48 


LONGITUDE 122 52 
DCUNTON LAKE 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 
LADORE FALLS 40 
LATITUDE 50 02 


LONGITUDE 125 23 
CAMPBELL RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 
LAKE BUNTZEN #1 123 
LATITUDE 49 23 


LONGITUDE ig2eoe 
LAKE BUNTZEN 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 
LAKE BUNTZEN #2 118 
LATITUDE 49 22 


LONGITUDE f22 53 
LAKE BUNTZEN 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 
MICA 184 
LATITUDE 52 05 


LONGITUDE 4n8 34 
COLUMBIA RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBiT ANNUEL 
PEACE CANYON 43 
LATITUDE 25) 56 


LONGITUDE 122 00 
PEACE RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 
PUNTLEDGE 10 
LATITUDE 49 41 


LONGITUDE 125 02 
FUNTLEDGE RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 
REVELSTOKE 130 
LATITUDE 

LONGITUDE 


CCLUMBIA RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 
RUSKIN 41 
LATITUDE 49 12 


LONGITUDE 122 25 
HAYWARD LAKE 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


78 


MOYEN 


MOYEN 


24 


MOYEN 


MOYEN 


137 


MOYEN 


39 


MOYEN 


MOYEN 


32 


MOYEN 


80 


765 


61 


39 


37 


91 


122 


23 


23 


153 


572 


42 


1 076 


31 


128 


782 


40 


125 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM 

ANNEE ET TUBBINE T/MN 
FABRICANTS 

1975 MITI RF 129 
1975 MITI RF 129 
1976 MITT RF 129 
1976 MITI RF 129 
1957 CAC RF 200 
1956 DEW RF 138 
1957 DEW RF 138 
ag5n Vi RF 240 
1913 PD IP 200 
1914 PD IP 200 
1919 PD IP 200 
1976 HIiTA RF 129 
1976 HITA RF 129 
1976 LMW RF 129 
1977 LMW RF 129 
1980 LMW RF 67 
1980 LMW RF 67 
1980 LMW RF 67 
1980 LMW BF 67 
1955 CAC RF PoTith 
1984 FUdL RF 113 
1984 FUJI RF 113 
1984 FUJI RF 113 
1930 DEW RF 120 
1938 DEW RF 120 
1950 DEW RF 120 


HEAD 


CHUTE 


7/5) 
75 
75 
75 


54 


37 
37 


116 
116 
116 


171 
171 
171 
Aca 


40 
40 
40 
40 


104 


WF) 
127 
2a 


37 
37 
37 


CAPACITY 


CAPACITE 


22 


26 
26 


52 


443 
443 
443 
443 


179 
179 
179 
179 


26 


467 
467 
467 


35 
35 
35 


566 
566 
566 
566 


380 


110 
110 


220 


071 
071 
071 


870 
870 
879 
870 


040 
040 
040 
040 


110 


000 
000 
000 


062 
062 
062 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
Ut /S) CGE 13800 132 30:0 


Lees CGE 13800 132 300 
1976 CGE 13800 132 300 


1976 CGE 13800 132 300 
529 200 

1957 GE 13800 22 000 
22 000 

1956 GE 13800 27 000 
1957 GE 13800 27 000 
54 000 


1951 CWES 13800 50 000 


50 000 
1913 DK 2200 8 900 
1914 DK 2200 8 900 
1914 DK 2200 8 900 
26 700 


1976 CGE 16000 434 000 
1976 CGE 16000 434 000 
1976 CGE 16000 434 000 
1977 CGE 16000 434 000 


1 736 000 
1980 MITI 13800 175 000 
1980 MITI 13800 175 000 
1980 MITI 13800 175 000 
1980 MITI 13800 175 000 


700 000 


1955 CWES 13800 27 000 


27 000 


1984 FUJI 16000 460 750 
1984 FUJI 16000 460 750 
1984 FUJI 16000 460 750 


1 382 250 


1930 CWES 13800 35 200 
1938 CWES 13800 35 200 
1950 CWES 13800 35 200 


105 600 


HYDRO 


SETON 


LATITUDE 
LONGITUDE 
SETON CREEK 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN 


SEVEN MILE 


LATITUDE 
LONGITUDE 
59 793 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBiT ANNUEL MOYEN 


50 4A 


121 56 


49 Of” 
117 32 


SHUSWAP FALLS 


LATITUDE 
LONGITUDE 


$0 15 


118 39 


SHUSWAP RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN 


SPILLIMACHEEN 
LATITUDE 50 54 
LONGITUDE 116 25 


SPILLIMACHEEN RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN 


STAVE FALLS 


LATITUDE 
LONGITUDE 
STAVE LAKE 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN 


STRATHCONA 


LATITUDE 
LONGITUDE 


49 14 


122 21 


50 00 
125 34 


CAMPBELL RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN 


WAHLEACH 


LATITUDE 
LONGITUDE 


49 14 


121 44 


WAHLEACH LAKE 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN 


WALTER HARDMAN 


LATITUDE 
LONGITUDE 


50 49 


418 03 


CRANBERRY CREEK 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN 


WHATSHAN 


LATITUDE 
LONGITUDE 


50 00 
118 05 


WHATSHAN LAKE 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN 


COMiINCO LTD 


BRILLIANT 


LATITUDE 
LONGITUDE 


49 20 
117 37 


KCOTENAY RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 340 


OPERATING HEADS 


HAUTEUR DE CHUTE 


MAXIMUM MINIMUM NORMAL 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE 
eccccccccceMeccccccccccce 
51 54 51 
- 104 
59 50 58 
- 793 
24 24 24 
- 45 
63 63 63 
- 3 
40 30 37 
- 125 
47 25 44 
- 74 
620 601 614 
- 6 
262 254 259 
- 2 
206 200 204 
- 9 
26 23 27 
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MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM 
ANNEE ET TURBINE T/MN 
FABRICANTS 

1956 CAC RF 120 
1979 MITI RF 95 
1980 MITI RF 95 
1980 MITI RF 95 
1929 AC RF 200 
1942 CAC RF 257 
1955 vVIW RF 600 
1955 vViIW RF 600 
41955 EE RF 600 
1912 WYSS RF 225 
1912 WYSS RF 225 
1916 WYSS RF 225 
1922 WYSS RF 225 
1925 cac RF 225 
1958 Cac RP 138 
1968 TOBA RF 139 
1952 viw IP 360 
1960 GGG TP 600 
1965 GGG IP 600 
1972 FUJI RF 327 
1944 DEW RF 100 
1944 DEW RF 100 
1949 DEW RF 100 
1968 Dew RF 100 


HEAD 


CHUTE 


45 


58 
58 
58 


22 
738) 


63 
63 
63 


34 
34 
34 
34 
34 


43 
43 


573 


235 
235 


168 


27 
27 
27 
PA 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


43 641 


177 
177 
177 


ie) 


SH OwWoww 


31 
31 


61 


55 


27 
27 
27 
27 


548 
548 
548 


835 
984 


895 
895 
238 


698 
698 
698 
698 
190 


332 
332 


172 


327 
327 


204 


602 
602 
602 
602 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1956 CWES 13800 42 000 
42 000 
1979 HITA 13800 202 500 
1980 HITA 13800 202 500 
4980 HITA 13800 202 500 
607 500 
1929 WEST 2300 2 400 
1942 CGE 2300 2 800 
5 200 
1955 CWES 4160 900 
1955 CWES 4160 900 
1955. EE 4160 2 200 
4 000 
1912 CGE 4400 10 500 
1912 CGE 4400 10 500 
1916 CGE 4400 10 500 
1922 CGE 4400 10 500 
1925) CGE 4400 10 500 
52 500 
1958 CWES 13800 33) 750 
1968 CWES 13800 33/9750) 
67 500 
1952 CGE 13800 60 000 
60 000 
1960 CGE 4330 4 000 
1965 CGE 4330 4 000 
8 000 
1972 HITA 13800 50 000 
50 000 
8 871 552 
1944 CWES 13200 27 200 
1944 CWES 13200 27 200 
1949 CWES 13200 27 200 
1968 CWES 13200 27 200 
108 800 


HYDRO 


OPERATING HEADS 


HAUTEUR DE CHUTE 


MAXIMUM MINIMUM NORMAL 


MAXIMUM MINIMUM NORMALE 


ew ccccccs coe Mec cece ceccces 


WANETA 64 52 63 


LATITUDE 49 00 
LONGITUDE Aa7 37 
PEND D OREILLE RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 538 


COPPER BEACH ESTATES LTD 


BEACH 559 555 559 
LATITUDE 49 38 

LONGITUDE 123 3 

BRITANNIA CREEK 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 20 


MACMILLAN BLOEDEL LTD 
POWELL RIVER 54 4y 51 


LATITUDE 
LONGITUDE 
POWELL LAKE 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 98 


49 54 
124 33 


STILLWATER 134 107 127 
LATITUDE 

LONGITUDE 
LOIS LAKE 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 27 


49 46 
124 16 


NELSON CITY OF 
CITY OF NELSON 23 20 21 


LATITUDE 49 30 

LONGITUDE 117 30 

KOOTENAY RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 40 


OCEAN FALLS CORP 
OCEAN FALLS 46 34 41 


LATITUDE 

LONGITUDE 
LINK LAKE 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBiT ANNUEL MOYEN - 7222 


S22 
a27 41 


WEST KOOTENAY POWER & LIGHT CO LTD 
CORRA LINN 18 13 16 


LATITUDE 49 28 

LONGITUDE 117 28 

KOOTENAY RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


LOWER BONNINGTON 20 16 20 


LATITUDE 49 28 
LONGITUDE 117 30 
KOOTENAY RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 255 


= 66 = 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM 

ANNEE ET TURBINE T/MN 
FABRICANTS 

1954 DEW RF 120 
1954 DEW RF 120 
1963 DEW RF 120 
1966 CAC RF 120 
1916 Paw TP) 720 
1917 PWW 302 720 
1911 PIW RF sy 
VE AC RF 375 
1911 AC RF 375 
1926 DEW RF 250 
1976 AC RF 200 
1930 DEW RF 333 
1948 DEW RF 333 
1929 CAC RF 240 
1948 CAC RF 164 
1917 PW RF 225 
1917 PWW RF APS 
1923 Paw RF 400 
1932 PWW RF 360 
1932 DEW RF 86 
1932 DEW RF 86 
1932 DEW RF 86 
1925 CRE RF 100 
1926 CAC RF 100 
1971 MiTL RF 100 


HEAD 


CHUTE 


559 
232 


116 


P35) 
21 


16 
16 
16 


21 
21 
20 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


MONN to 


ox 


18 
18 


2 
5 


| Pe 


14 
14 
14 


520 
520 
980 
980 


797 
797 


686 
499 
499 
071 
513 


650 
650 


238 
035 


567 
567 
700 
700 


174 
174 
174 


920 
920 
293 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1954 CWES 13800 72 000 
1954 CWES 13800 72 000 
1963 CWES 13800 72 000 
1966 CGE 13800 76 500 
292 500 
401 300 
1916 CWES 6600 2 000 
1917 CWES 6600 2 000 
4 000 
4 000 
1911 CGE 2300 3 000 
1911 CGE 2300 2 240 
1911 CGE 2300 2 240 
1926 CGE 2300 9 600 
1976 CGE 6900 25 500 
42 580 
1930 CGE 6600 14 400 
1948 CGE 6600 14 400 
28 800 
71 380 
1929 CGE 12000 2°3'8:5 
1948 CGE 12000 5 400 
URES 
7 785 
1917 CGE 2300 1 900 
1917 CGE 2300 LE OO) 
1918 CGE 2300 4 200 
S23 CGE 2300 4 200 
12 200 
12 200 
USE CGE 7200 TS 25010 
1932 CGE 7200 13 500 
1932 CGE 7200 13755010 
40 500 
1925 CGE 7200 TSee7530 
1925 CGE 7200 15 750 
1926 CGE 7200 TS:875'0 
47 250 


HYDRO 


SOUTH SLOCAN 


LATITUDE 49 28 
LONGITUDE wile 34) 
KOOTENAY RIVER 


OPERATING HEADS 


HAUTEUR DE CHUTE 


MAXIMUM MINIMUM NORMAL 


MAXIMUM MINIMUM NORMALE 


eee c cee cee Mec cece ce ceces 


23 aA 21 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 297 


UFFER BONNINGTON 


LATITUDE 49 28 
LONGITUDE 117 30 
KOOTENAY RIVER 


21 18 21 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 297 


WESTERN PULP LID PARTNERSHIP 


PORT ALICE 


LATITUDE 210) AS} 
LONGITUDE ae PAS) 
VICTORIA LAKE 


145 Usy? 142 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 23 


WOODFIBRE 


LATITUDE 43 4O 
LONGITUDE 1z3 20 
HENRIETTA LAKE 


310 268 282 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 1 


WESTMIN RESOURCES LTD 
TENNANT LAKE 
LATITUDE 


LONGITUDE 
TENNANT LAKE 


49 34 
UPSy = i7/ 


625 608 622 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


YUKON 


NORTHERN CANADA POWER COMM 


AISHIHIK 


LATITUDE 63 31 
LONGITUDE 135 50 
AISHIHIK RIVER 


180 180 180 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 8 


MAYO BIVER 


LATITUDE 
LONGITUDE 
MAYO RIVER 


63 31 
135 50 


37 35 36 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 13 


WHITE HORSE RAPIDS 


LATITUDE 
LONGITUDE 
YUKON RIVER 


40 42 
135 03 


19 17 18 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 89 
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HYDRO 
MAIN TURBINES MAIN GENERATORS 
TURBINES PRINCIPALES GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND YEAR AND 
MANUFACTURER RUNNER RPM HEAD CAPACITY MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET TURBINE T/MN CHUTE CAPACITE ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS FABRICANTS 
M KW KW 
1928 CAC RF 100 21 18 650 1928 CGE 7200 TS e750 
1928 CAC RF 100 21 18 650 1928 CGE 7200 15) 7510 
1929 CAC RF 100 an 18 650 1929 CGE 7200 T5'475'0 
47 250 
1907 IPM RF 180 21 5 968 1907 CGE 2300 5 063 
1907 IPM RF 180 21 5 968 1907 CGE 2300 5 062 
1914 CAC RF 180 21 6 714 1914 CGE 2300 6 750 
1916 CAC RF 180 21 6 714 1916 CGE 2300 6 750 
1940 CAC RF 100 21 19 396 1940 CWES 7200 15 750 
1940 CAC RF 100 21 19 396 1940 CWES 7200 15 750 
SoM 5. 
190 125 
1953 cvic RF 900 130 2 387 1953 ELLI 6900 2 000 
2 000 
1947 PWW IP 514 280 25723 1947 CWES 4160 2 587 
2-587 
4 587 
1966 GGG EP 900 625 3 357 1966 GE 4160 3 060 
3 060 
3 060 
BRITISH COLUMBIA - TOTAL - COLOMBIE-BRITANNIQUE 10 378 789 
1975 DEW RF 720 180 15 293 1975 CGE 13800 16 000 
1975 DEW RF 720 180 159293 1975 CGE 13800 16 000 
32 000 
1952 DEW RF 450 34 27238 1952 CGE 6900 2 550 
1958 GGG RF 450 34 2 611 1958 CGE 6900 2 550 
5 100 
1958 KNW RPK 300 19 By Bye}s) 1958 CWES 6900 5 695 
1958 KMW RPK 300 19 S595 1958 CWES 6900 5 695 
1969 AC RPF 200 18 8 206 1969 CGE 6900 8 000 
1984 DEW RPF 150 18 20 630 1984 CGE 6900 23 600 
42 990 


80 090 


HYDRO 


OPERATING HEADS 


HAUTEUR DE CHUTE 


MAXIMUM MINIMUM 
MAXIHUM MINIMUM 
eee eee ee ee eee 
YUKON HYDRO CO LTD 
MC INTYRE CREEK 91 91 
LATITUDE 60 44 
LONGITODE 135 06 
MC INTYRE CREEK 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


PORTER CREEK 130 130 
LATITUDE 60 44 
LONGITUDE 135 07 


PORTER CREEK 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


NORTHWEST TERRITORIES - TEKRITOIBRES DU NORD-OUEST 


COMINCO LTD 


YELLOWKNIFE 34 31 
LATITUDE 62 40 
LONGITUDE 114 15 


YELLOWKNIFE RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANWUEL MOYEN - 


NORTHERN CANADA POWER COMM 


SNazE FALLS 20 V7 
LATITUDE 63 41 
LONGITUDE 115 56 


SNARE RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN 


| 


SNARE FORKS 16 14 
LATITUDE 63 41 
LONGITUDE 115 56 


SNARE RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN 


SNARE RAPIDS 20 18 
LATITUDE 63 24 
LONGITUDE 116 15 


SNARE RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN 


THIN GORGES 31 29 
LATITUDE 60 25 

LONGITUDE 111 23 

TALTSON RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN — 


MAIN TUBBIN 
TURBINES PB 
YEAR AND 
NORMAL MANUFACTURE 
NORMALE ANNEE ET 
FABRICANTS 
91 1955 GGG 
1 
130 1949 Pw 
1952 GGG 
1 
33 1941 AC 
13 
19 1960 AC 
28 
15 1976 AC 
1976 AC 
19 1948 SMS 
29 
30 1965 DEW 
1976 OSSB 
1976 OSSB 
1976 OSSB 
1976 OSSB 
170 
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ES 


INCIPALES 


RB RUNNER 


TURBINE 


RF 


re 
EP 


YUKON, TOTAL 


RP 


RPK 


RF 
RF 


RF 


NORTHWEST TERRITORIES - 


CANADA, 


TOTAL 


1200 


250 
720 


360 


225 


130 
130 


128 


150 
211 
211 
211 
211 


61 


128 
122 


34 


ut!) 


15 
US) 


17 


30 
27 
27 
27 
27 


CAPACITY 


CAPACITE 


Kw 


3 


6 


4 
a 


6 


ee ee ee ao) 


597 


298 
701 


506 


863 


800 
800 


229 


650 
015 
015 
015 
015 


MAIN GENERATORS 


HYDRO 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER 
ANNEE ET 
FABRICANTS 
1955 WEST 
1949 GE 
1952 WEST 
1941 WEST 
1960 CGE 
1976 CGE 
1976 CGE 
1948 CGE 
1965 CWES 
1976 BBC 
1976 BBC 
1976 BBC 
1976 BBC 


VOLTS 


VOLTS 


2300 


2300 


6900 


6900 
6900 


6900 


6900 
4160 
4160 
4160 
4160 


TOTAL - TERRITOIRES DU NORD-OUEST 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


81 


48 


54 949 


650 


650 


390 
700 


000 


650 


740 


350 


360 


360 


000 


000 


800 
800 


000 


000 
020 
000 
000 
000 
000 


600 


960 


393 


STEAM 


THERMIQUES A VAPEUR 


STEAM 
BOILERS 
CHAUDIERES 


YEAR AND 
MANUFACTURER 


ANNEE ET 
FABRICANTS 


NEWFOUNDLAND - TERRE-WEUVE 


ABITIBI-PRICE INC 


GRAND FALLS 1931 FW 

1931 Fi 
LATITUDE 48 56 1931 Fa 
LONGITUDE 55 40 157 Pu 


PRINCIPAL FUEL - HEAVY FUEL OIL 


CORNER BROOK PULP & PAPER LTD 


CORNER BROOK 1956 Fa 
LATITUDE 48 57 
LONGITUDE 57 57 


PRINCIPAL FUEL - HEAVY FUEL OIL 


NEWFOUNDLAND & LABRADOR HYDRO 


HOLYROOD 1970 CE 

1971 CE 
LATITUDE 47 27 1979 Bu 
LONGITUDE 53 07 


PRINCIPAL FUEL - HEAVY FUEL OIL 


NEWPOUNDLAND LIGHT & POWER CO LTD 


ST JOHN'S 1957 BWGM 
1959 BUGN 

LATITUDE 47 34 

LONGITUDE 52 43 


PRINCIPAL FUEL - HEAVY FUEL OIL 


PUBLIC WORKS CANADA 


GOOSE BAY 1953 UlwW 
1953 UIW 
LATITUDE 53/719 1954 ULW 
LONGITUDE 60 24 1955 UIW 
1959 UIW 
1982 CAM 
1982 CAM 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


KPA 


KPA 


2930 
2930 
2930 
2930 


4137 


15203 
15203 
13962 


2965 
6205 


2827 
2827 
2827 
2827 
2827 

689 

689 
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PRISE SOVERS 


MOTEGRS PRIMAIRES 


STEAM YEAR AND 
TEAP MG/HR MANUFACTURER TYPE THROTTLE RPA CAPACITY 
VAPEOR ANNEE ET TYPE SOUPAPE T/AN CAPACITE 
TEMP SG/HR FABRICANTS 
c KPA c KW 
343 68 1931 WEST P 2930 343 3000 5 500 
343 68 1931 WEST P 2930 343 3000 5 500 
343 68 
343 UES 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - MAZOUT LOURD 
382 64 1957 PARBS B 4137 382 3000 6 600 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - MAZOUT LOURD 
538 476 1970 CGE (e 12411 538 3600 150 000 
538 476 1971 CGE Cc 12411 538 3600 150 000 
541 4386 1979 HITA C 12514 538 3600 150 000 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - MAZOUT LOURD 
399 507 4957 AEI Cc 2758 399 3600 10 000 
482 386 1959 AEI ic 5861 482 3600 20 000 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - MAZOUOT LOURBD 
232 27) 1953 WORT C 2758 282 3600 2 000 
232 RI t935 WORT C 2758 282 3600 2 000 
232 27) 1956 WORT C 2758 282 3600 2 000 
232 22 19538 WORT C 2758 282 3600 2 000 
232 27 
170 
170 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 


NEWFOUNDLAND - TOTAL - 


TERRE-NEUVE 


VAPEOR 
MAIN GENERATORS 
GENERATEORS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
Ki 
1931 WEST 6600 5 000 
1982 WEST 6600 5 000 
10 000 
10 000 
1957 PARS 4600 6 600 
6 600 
6 600 
1970 CGE 16000 150 000 
1971 CGE 16000 150 000 
1979 HITA 16000 150 000 
450 000 
450 000 
1957 AEIL 13800 10 000 
1959 AEI 13800 20 000 
30 090 
30 090 
1953 Ea 4160 2 000 
1955 EM 4160 2 000 
1956 EM 4160 2 000 
1958 EM 4160 2 000 
8 000 
8 090 


504 600 


STEAM 


FRINCE EDWARD ISLAND - 


MARITIME ELECIRIC CO LTD 
CHABLOTTETOWN 


LATITUDE 
LONGITUDE 


46 14 
63 08 


PRINCIPAL FUEL - HEAVY 


NOVA SCOTIA - NOUVELLE-E 


BOILERS 
CHAUDIERES 


YEAR AND 
MANUFACTURER 


ANNEE ET 
FABRICANTS 


BOWATERS MERSEY PAPER CO 


BROOKLYN 
LATITUDE 44 03 
LONGITUDE 64 42 


PRINCIPAL FUEL - 


DCMTAR CHEMICALS LTD 


1946 BW 
1948 DB 
1955 Bu 
1960 FW 
1963 BW 
1968 BW 
1975 FW 
FUEL OIL 
COSSE 

1968 Bw 
1968 BW 


HEAVY FUEL OIL 


AMHERST 1947 DB 
1947 DB 

LATITUDE 45 50 

LONGITUDE 64 12 

EFRINCIPAL FUEL - HEAVY FUEL OIL 

NOVA SCOTIA FOREST INDUSTRIES LTD 

ECRT HAWKESBURY 1961 BW 
1961 FW 

LATITUDE 45 36 1971 GOTA 

LONGITUDE 61 21 1983 GOTA 

PRINCIPAL FUEL - HEAVY FUEL OIL 

NOVA SCOTIA POWER CORP 

GLACE BAY ng5a FW 
1954 FW 

LATITUDE 46 12 1955 FW 

LONGITUDE LoS?) Sy) 1959 FW 
1967 BWGM 
1967 BWGM 


PRINCIPAL FUEL - 


LINGAN 
LATITUDE 46 14 
LONGITUDE 60 02 


PRINCIPAL FUEL - CANADIAN BITUMINOUS COAL 


1979 CE 
1980 CE 
1983 CE 
1984 CE 


KPA 


KPA 


ILE-DU-PRINCE-EDOUVARD 


2758 
2758 


1551 
1551 


6033 
6033 
6033 
6300 


4344 
4344 
4344 
4344 
13927 
13927 


CANADIAN BITUMINOUS COAL 


12755 
12755 
12755 
12755 


STEAM 
TEMP 


VAPEUR 
TEMP 


c 


SJE) 
399 
399 
399 
482 
482 
399 


348 
348 


288 
288 


460 
460 
460 
460 


319) 
399 
399 
399) 
554 
554 


540 
540 
540 
540 


=e 


VAPEUR 
PRIME MOVERS MAIN GENERATORS 
MOTEURS PRIMAIRES GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND YEAR AND 
MG/HR MANUFACTURER TYPE THROTTLE RPM CAPACITY MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET TYPE SOUPAPE T/MN CAPACITE ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
MG/HR FABRICANTS FABRICANTS 
KPA c KW KW 
27 61931 AC Cc 1724 343 3600 1500 1931 AC 2300 1 500 
34 1947 PARS C 2758 399 3600 4 000 1947 PARS 4160 4 000 
45 1952 PARS C 2758 399 3600 7 500 1951 PARS 4160 7 500 
48 1957 BBC c 2758 399 3600 7 500 1955 BBC 4160 7 500 
86 1960 PARS C 2758 399 3600 10 000 1960 PARS 13800 10 000 
86 1963 MV ECe Cc 5861 482 3600 20 000 1963 MVIC 13800 20 000 
34 1968 MvIc C 5861 482 3600 20 000 1968 MVIC 13800 20 000 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - MAZOUT LOURD 70 500 
70 500 
PRINCE EDWARD ISLAND - TOTAL - ILE-DU-PRINCE-EDOU ARD 70 500 
U2)e  USHUS} FC PC 2586 282 3600 6 000 1929 GEE 2400 5° 170 
79 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - MAZOUT LOURD 17/0 
Swan) 
7 1946 WORT B 1448 288 4500 700 1946 EM 600 700 
7 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - MAZOUT LOURD 700 
700 
ti 1964 WEST CE 5861 471 3600 10 000 1961 WEST 13800 10 000 
136 61971 SLAV BE 6205 471 3600 17 560 1971 SLAV 13800 i 60) 
121 
216 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL —- MAZOUT LOURD 27 560 
27 560 
On BUSH PARS aa C 4137 399 3600 15 000 1951 PARS 6600 15 000 
91 1954 PARS C 4137 399 3600 15 000 1954 PRRS 6600 15 000 
91 14955 PAKS C 4137 399 3600 15 000 1955) PARS 6600 15 000 
Site 959 PARS C 4137 399 3600 15 000 1959 PARS 6600 15 000 
249 1967 Ss B 13272 552 3600 36 000 1967 Ss 13800 36 000 
249 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - CHARBON BITUMINEUX CANADIEN 96 000 
490 1979 TOBA C 12411 538 3600 158 200 1979 TOBA 14400 158 200 
490 1980 TOBA C 12411 538 3600 158 200 1980 TOBA 14400 158 200 
490 1983 TOBA C 12411 538 3600 158 200 1983 TOBA 14400 158 200 
490 1984 TOBA C 12411 538 3600 158 200 1984 TOBA 14400 158 200 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - CHARBON BITUMINEUX CANADIEN 632 800 


STEAA 


LOWER WATER STREET 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - 


MACCAH 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - CANADIAN BITUMINOUS COAL 


POINT TUPPER 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - 


TRENTON 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL 


TUFTS COVE 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - 


SCOTT MARITIAES PULP LTD 


45 37 
61 22 


45 43 


64 15 


45 37 
61 22 


45 36 


62 38 


ABERCROMBIE POINT 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - 


SYDNEY STEEL CORP 


SYDNEY 


LATITUDE 
LOHGITUDE 


HEAVY 


HEAVY 


BOILERS 
CHAUDIERES 
YEAR AND 
MANUFACTURER 
ANNEE ET 
FPABRICANTS 
1944 BGA 
1951 BUGH 
1951 BWGM 
1953 BUGS 
1955 BUGA 
1957 BWGA 
1958 BWGA 
FOEL OIL 
1949 BHYGH 


1969 BW 
1969 BW 
1973 CE 
FUEL OIL 
1951 BUGS 
1952 BWGN 
1955 CE 
1959 BUG 
1969 BW 


1965 BGA 
1972 Bu 
44 41 1976 BW 
63 35 
HEAVY FUEL OIL 
1967 BY 
1967 BY 
45 39 
62 43 
WOOD REFUSE 
1937 BUGS 
1961 BGA 


46 10 
60 12 


PRINCIPAL FUEL - HEAVY FUEL OIL 


KPA 


KPA 


4137 
4137 
4137 
4137 
4137 
6205 
6205 


4345 


13928 
13928 
13100 


4344 
4344 
4344 
4344 
13100 


- CANADIAN BITUMINOUS COAL 


12755 
12756 
12756 


6205 
6205 


3275 
3275 


STEAS 
TEMP 
VAPEUR 
TEMP 


c 


427 
427 
427 
427 
427 
482 
482 


435 


554 
554 
541 


435 
435 
435 
435 
541 


543 
543 
541 


482 
460 


399 
399 


—wie 


PRISE MOVERS 


MOTEURS PRIAAIRES 


NOVA 


SCOTIA - TOTAL - 


COSBUSTIBLE PRINCIPAL - MAZOUT LOURD 


YEAR AND 
MG/HR MANUFACTURER TYPE THROTTLE HRPM CAPACITY 
ANNEE ET TYPE SOUPAPE T/MN CAPACITE 
MG/HR FABRICANTS 
KPA Cc KW 
50 1944 PARS C 4137 427 3600 12 500 
85 1951 PARS C 4137 427 3600 20 000 
85 1953 mMVIC C 4137 427 3600 20 000 
100 1955 mVIC C 4137 427 3600 25 000 
136 1957 EE c 6205 482 3600 45 000 
204 1959 EE c 6205 482 3600 45 000 
204 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL —- MAZOUT LOURD 
79 1949 PARS C 4137 427 3600 15 000 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - CHARBON BITUMINEUX CANADIEN 
272 1969 SGSL B 13272 552 3600 78 510 
PR IPS GME IE HP c 12411 538 3600 150 000 
476 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL —- MAZOUT LOURD 
52 1951 PARS C 4137 427 3600 10 000 
SZetoo2 PARS C 4137 427 3600 10 000 
100 1955 PARS C 4137 427 3600 20 000 
100 1959 PARS C 4137 427 3600 20 000 
476 ©1969 HP c 12411 538 3600 150 000 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - CHARBON BITUMINEUK CANADIEN 
329 1965 AEI c 12411 538 3600 100 000 
303 1972 HP c 12411 538 3600 105 000 
476 1976 HP c 12411 538 3600 150 000 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL — MAZOUT LOURD 
227 1967 WORT CD 5861 471 3600 18 750 
159 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DECHETS DE BOIS 
91 1919 CGE & 1103 260 3600 5 000 
113° «1937 BBC B 3075 399 3600 8 100 
1943 PARS C 3103 399 3600 16 000 


NOUVELLE-ECOSSE 


MAIN GENERATORS 


VAPEUR 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER 
ANNEE ET 
FABRICANTS 
1944 PARS 
1951 PARS 
4953 MYIC 
1955 MVIC 
1957 EE 
1959 EE 
1949 PARS 
1969 SGE 
1973 PARS 
1951 PARS 
1952 PARS 
1955 PARS 
1959 PARS 
1969 CwES 
1965 AEI 
1972 PARS 
1976 PARS 
1971 EM 
1919 CGE 
1937 BBC 
1943 PARS 


VOLTS 


VOLTS 


4100 
13200 
13200 
13200 
13200 
13200 


6900 


13800 
13800 


13800 
13800 
13800 
13800 
13800 


13800 
13800 
13800 


13800 


6600 
6600 
6600 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


10 000 
000 
000 
000 
000 
000 


165 000 


15 000 


15 000 


78 510 
150 000 


228 510 


10 
10 
20 
20 
150 


000 
000 
000 
000 
000 
210 000 


100 000 
105 000 
150 000 


355 000 


Te 2S 0, 


18 750 


18 750 


18 750 


5 000 


7 600 
16 000 


28 600 


28 600 


1 783 090 


STEAM 


Sky 


PRIME MOVERS 


NEW BRUNSWICK - NOUVEAU-BRUNSWICK 


ATLANTIC SUGAR LTD 


SAINT JOHN 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL 


FUEL - 


BOISE CASCADE CANADA LTD 


NEWCASTLE 


LATITUDE 
LONGITUDE 


BOILERS 
CHAUDIEKES 
YEAR AND 
MANUFACTURER KPA 
ANNEE ET 
FABRICANTS KPA 
1947 BWGM 2827 
1948 BWGM 2827 
45 16 1954 CE 2827 
66 03 
HEAVY FUEL OIL 
1965 CE 4482 
1972 BW 4482 
47 00 
65 34 


ERINCIFAL FUEL - SPENT 


CONSOLIDATED - BATHURST 


BATHURST 


LATITUDE 
LONGITUDE 


ERINCIFAL FUEL - 


FRASER INC 


ATHOLVILLE 


LATITUDE 
LONGITUDE 


47 36 
65 39 


HEAVY 


47 59 
66 43 


ERINCIPAL FUEL - HEAVY 


EDMUNDSTON 


LATITUDE 
LONGITUDE 


47 22 
68 20 


PRINCIPAL FUEL - HEAVY 


IRVING PULP & PAPER LTD 


SAINT JOHN 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - 


45 15 
66 06 


SPENT 


PULPING LIQUOR 


LTD 

1937 CE 
1938 BW 
1958 BW 
1966 FW 
FUEL OIL 

1975 BW 
1983 BW 
1983 FW 
FUEL OIL 

1946 CE 
1946 CE 
1958 CE 
1975 FW 
1979 BW 
FUEL OIL 

1955 CE 
1958 CE 
1960 BW 
1972 BW 


4344 
1172 
8791 
1138 


758 
8618 
8618 


4482 
4137 
8274 
4482 
8618 


6205 
6205 
6205 
6205 


PULPING LIQUOR 


MOTEURS PRIMAIRES GENERATEURS 
STEAM YEAR AND YEAR AND 
TEMP MG/HR MANUPACTURER TYPE THROTTLE RPM CAPACITY MANUFACTURER 
VAPEUR ANNEE ET TYPE SOUPAPE T/MN CAPACITE ANNEE ET 
TEMP MG/HR FABRICANTS FABRICANTS 

Cc KPA Cc KW 
321 27 1962 GE B 2792 341 5000 2 500 1962 GE 
321 27 1954 GE B 1034 288 5000 1000 1954 GE 
360 36 

COMBUSTIBLE PRINCIPAL - MAZOUT LOURD 
399 113 1966 CGE B 4137 399 3600 15 625 1966 CGE 
399 132 

COMBUSTIBLE PRINCIPAL - LESSIVE DE PATE EPUISEE 
377 50 1937 BBC BC 4137 371 3600 6 000 1937 BBC 
194 23 1946 BBC B 4137 371 3600 7600 1946 BBC 
468 68 1958 SGE B 8618 468 3600 7000 1958 SGE 
191 23 

COMBUSTIBLE PRINCIPAL - MAZOUT LOURD 
173 27 1956 BBC B 4137 371 3600 5 000 1956 BBC 
510 89 1983 ASEA BE 8274 510 3600 19 200 1983 ASEA 
510 91 

COMBUSTIBLE PRINCIPAL - MAZOUT LOURD 
371 91 1947 BBC B 4137 371 3600 3 500 1947 BBC 
399 45 1958 WEST CD 8274 510 3600 12 500 1958 WEST 
510 113 
399 68 
510 167 

COMBUSTIBLE PRINCIPAL - MAZOUT LOURD 
44a 91 1956 GE B 5861 441 3600 10 000 1956 GE 
441 91 1960 GE B 5861 441 3600 12 500 1960 GE 
441 52 
441 168 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - LESSIVE DE PATE EPUISEE 


MAIN GENERATORS 


VOLTS 


VOLTS 


4160 
4160 


6900 


2400 
2400 
2400 


6900 
13800 


6900 


6900 


6900 
6900 


VAPEUR 


PRINCIPAUX 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


2 500 
1 000 


3 500 


3 500 


17 600 


17 600 


17 600 


6 000 


7 612 
7 000 


20 612 


20 612 


5 000 
19 200 


24 200 


3 800 


12 500 


16 300 


40 500 


10 000 
12 500 


22 500 


22 500 


STEAM 
BOILERS 
CHAUDIERES 
YEAR AND 
MANUFACTURER KPA 
ANNEE ET 
FABRICANTS KPA 
NBIP FOREST PRODUCTS INC 
DALHOUSIE 1954 CE 3447 
1968 BW 3447 
LATITUDE 48 04 1982 CE 3447 
LONGITUDE 66 23 
ERINCIPAL FUEL - HEAVY FUEL OIL 
NEW BRUNSWICK ELECTRIC POWER COMM 
CHATHAM 1948 FW 4171 
1956 CE 6033 
LATITUDE 47 02 
LONGITUDE 65 28 
PRINCIPAL FUEL - HEAVY FUEL OIL 
CCLESCN COVE 1976 BW 17750 
1976 BW 16890 
LATITUDE 45 17 1977 BW 17750 
LONGITUDE 66 21 
PRINCIPAL FUEL - HEAVY FUEL OIL 
COURTENAY BAY 1961 CE 10170 
1965 BW 8790 
LATITUDE 45 16 1966 BW 12583 
LONGITUDE 66 ON 1967 BW 12583 
PRINCIPAL FUEL - HEAVY FUEL OIL 
DALHOUSIE # 1 1969 CE 12583 
LATITUDE 48 04 
LONGITUDE 66 24 
PRINCIPAL FUEL - HEAVY FUEL OIL 
DALHOUSIE # 2 1980 CE 12928 
LATITUDE 48 04 
LONGITUDE 66 24 
PRINCIPAL FUEL ~ CANADIAN BITUMINOUS COAL 


GRAND LAKE #2 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - CANADIAN BITUMINOUS COAL 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - 


PCINT LEPREAU 


46 04 
66 Of 


1951 CE 
1953 FW 
1964 BWGM 


1983 BW 
45 08 
66 30 
URANIUM 


3034 
4171 
10204 


4592 


STEAM 
TEMP 
VAPEUR 
TEMP 


c 


349 
348 
348 


44g 
482 


541 
541 
541 


538 
513 
541 
544 


541 


541 


35.1 
44g 
541 


260 


= 


PRIME MOVERS 


MOTEURS PRIMAIRES 
YEAR AND 
MG/HR MANUFACTURER TYPE 
ANNEE ET TYPE 
MG/HR FABRICANTS 
90 1930 GE B 
117) 1930 ALEN B 
136 1930 ALEN B 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - 
64 1948 PARS C 
957 1956 BBC Cc 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - 
1029 1976 HITA C 
1029 1976 HETA iC 
1029 1977 HEPAT iC 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - 
200 1961 EE Cc 
9518 1965 BBC B 
318 1966 BBC Cc 
318 1967 BBC Cc 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - 
318 1969 BBC ( 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - 
650 1980 BBC Cc 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL — 
68 1951 PARS| (¢ 
72 1952 PARS C 
22h DS PARS C 
1964 PARS C 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - 
3440 1983 PARS C 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - 


THROTTLE RPM 

SOUPAPE T/AN 

KPA Cc 

3103 338 3600 

965 232 6500 

965 232 6600 
MAZOUT LOURD 

4137 441 3600 
6033 482 3600 
MAZOUT LOURD 
17016 538 3600 
16203 538 3600 
17016 538 3600 
MAZOUT LOURD 

99:97 538 3600 

8618 51C 3600 
12411 538 3600 
12411 538 3600 
MAZOUT LOURD 
12411 538 3600 
MAZOUT LOURD 
12411 538 3600 


CHARBON BITUMINEUX CANADIEN 


2827 357 3600 
2827 357 3600 
4137 441 3600 
9997 538 3600 


CHARBON BITUMINEUX CANADIEN 


4447 258 1800 


URANIUM 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


12 500 


000 


350 
350 
350 


000 
000 
000 


000 
365 
000 
000 


100 000 


200 000 


5 000 
5 000 
15 000 
60 000 


680 000 


VAPEUR 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1929 GE 6600 6 000 
1930 ALEN 600 750 
1930 ALEN 600 750 
7 500 
7 500 
1948 PARS 6900 12 500 
1956 BBC 13800 20 000 
32 500 
1976 HITA 19000 350 000 
1976 HITA 19000 350 000 
1977 HITA 19000 350 000 
1 050 000 
1961 EE 13800 50 000 
1965 BBC 6900 a3 365 
1966 BBC 13800 100 000 
1967 BBC 13800 100 000 
263 365 
1969 BBC 13800 100 000 
100 000 
1980 BBC 19000 200 000 
200 000 
RIS PARS 6900 5 000 
1952 PARS 6900 5 000 
1953 PARS 6900 15 000 
1964 PARS 13800 60 000 
85 000 
1983 PARS 26000 680 000 
680 000 


2 410 865 


STEARB 


BOILERS 


CHAUDIERES 


YEAR AND 
SANOFACTURER 


ANNEE ET 
FABRICANTS 


ST ANNE NACKAWIC PULP & PAPER CO 
NACKASIC 1970 Bu 
1970 BW 
LATITUDE 46 00 
LONGITUDE 67 15 
PRINCIPAL FUEL ~ HEAVY FUEL OIL 
QUEBEC 
ATOMIC ENERGY OF CANADA LTD 
GENTILLY 1 1970 
LATITUDE 46 25 
LONGITUDE W202" 
PRINCIPAL FUEL - URANIUA 
CELANESE CANADA INC 
DRUMMONDVILLE 1933 Bu 
1936 Bu 
LATITUDE 45 53 1940 BW 
LONGITUDE a2n2o 1948 CE 
1951 FW 
1965 CE 
PRINCIPAL FUEL - HEAVY FUEL OIL 
HYDRO QUEBEC 
GENTILLY 2 1980 Ba 
LATITUDE 46 01 
LONGITUDE 72 21 
PRINCIPAL FUEL - URANIUM 
TRACY 1964 CE 
1965 CE 
LATITUDE 46 07 1967 CE 
LONGITUDE 73 «10 1968 CE 
PRINCIPAL FUEL - HEAVY FUEL OIL 
LA CIE GASPESIA LTEE 
CHANDLER 1958 CE 
1965 BW 
LATITUDE 48 21 1977 Fi 
LONGITUDE 64 41 1983 VOLC 
1983 VOLC 
PRINCIPAL FUEL - HEAVY FUEL OIL 


KPA 


KPA 


6205 
6205 


5550 


3103 
3103 
3103 
4137 
4137 
4137 


4600 


14300 
14300 
14300 
14300 


4137 
4137 
4137 
1724 
1724 


STEAS 
TEAP 


VAPEUR 
TESP 


(= 


388 
354 


269 


274 
274 
274 
382 
385 
382 


260 


540 
540 
540 
540 


377 
377 
377 
184 
184 


- 735 - 


PRISE NOVERS 


MOTEUBS PRIMAIR 
YEAR AND 
MG/HR MANUFACTURER TY 
ANNEE ET Ty 
MG/HR FABRICANTS 
181 1970 TE B 
136 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


1547 1971 BBC 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL 
27 1935 PARS B 
Zia 950 GE B 
27) 1953 GE B 
36 
59 
91 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL 
3722 1980 CGE P 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL 
522 1964 PARS C 
522 1965 PARS C 
522 1967 PARS C 
522 1968 PARS C 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL 
82 1954 BBC E 
91 
50 
38 
38 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


ES 


PE THROTTLE 


PE SOUPAPE 
KPA c 
6205 371 


- MAZOUT LOURD 


$171 266 
- URANION 

3103 371 

4137 385 

4137 385 


- MAZOUT LOURD 


4600 260 
- URANIUA 
12400 540 
12400 540 
12400 540 
12400 540 


- MAZOUT LOURD 


4137 371 


- MAZOUT LOURD 


RPM CAPACITY 


T/HN CAPACITE 


KW 


2400 25 000 


3600 250 000 


6500 
3600 
3600 


1 500 
2 500 
SO) 


1800 685 000 


3600 150 
3600 150 
3600 150 
3600 150 


000 
000 
000 
000 


3600 6 000 


VAPEUR 
SAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
HANUPACTORER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KR 
1970 SLAV 13800 25 000 
25 000 
25 000 
1971 BBC 19000 266 400 
266 430 
266 400 
1935 PARS 4000 1 500 
1950 GE 4000 2 500 
1953 GE 4000 3 500 
7 500 
7 500 
1980 CGE 24000 635 000 
685 000 
1964 PARS 16000 150 000 
1965 PARS 16000 150 000 
1967 PARS 16000 150 0900 
1968 PARS 16000 150 000 
600 000 
1 285 000 
1954 BBC 6600 6 000 
6 000 


6 000 


STEAM 


LA CIE PRICE LTEE 


KENOGAMI 

LATITUDE 48 25 
LONGITUDE 74 °=«95 
PRINCIPAL FUEL - HEAVY 
NOBANDA MINES LTD 
NORANDA SMELTER 
LATITUDE 48 15 
LONGITUDE 79 04 
PRINCIPAL FUEL - WASTE 


PRODUITS FORESTIERS MACLAREN 


DIVISION MINES GASPE 


48 58 
65 31 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - WASTE 


ONTABKIO 


AbBITIBI-PRICE INC 


SMOOTH ROCK FALLS 
LATITUDE 49 12 
LONGITUDE 81 38 


BOILERS 
CHAUDIERES 
YEAR AND 
MANUFACTULER 
ANNEE ET 
FABRICANTS 
1941 Fw 
1944 FW 
1967 CE 
FUEL OIL 
1954 Ji 
1952 JI 
1952 JI 
1954 JI 
1956 JI 
GAS 


INC 
1955 CE 
1955 CE 
HEAT 
A965 BY 
3976 BW 


KPA 


KPA 


4213 
4213 
4213 


1276 
1276 
1276 
1276 
1276 


3275 
3275 


4137 
4137 


PRINCIFAL FUEL - SPENT PULPING LIQUOR 


ALGOMA STEEL CORP LTD 


SAULT STE MARIE 
LATITUDE 46 31 
LONGITUDE 84 20 


PRINCIPAL FUEL - BLAST 


1942 FW 
Ad42 FW 
¥943 FW 
1958 FW 
1963 BW 
1975 FW 


FURNACE GAS 


2758 
2758 
2758 
2758 
4137 
4206 


- 76 - 


PRIME MOVERS 


MOTEURS PRIMAIRES 


STEAM YEAR AND 
TEMP MG/HR MANUFACTURER TYPE THROTTLE 
VAPEUR ANNEE ET TYPE SOUPAPE 
TEMP MG/HR FABRICANTS 
C KPA 
371 36 1968 SLAV B 4213 
371 36 
371 = 136 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL ~ MAZOUT LO 
277 14 1934 PARS P 1138 
AUG 141982 WAUM 1138 
277 14 
277 14 
277 14 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ DE RE 
354 i) 53 Bye «€ 3103 
354 11 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - RECUPERAT 
QUEBEC, TOTAL 
399 79 1976 WEST E 4137 
399 77 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - LESSIVE D 
230 68 1942 WEST B 2758 
382 61 1942 WEST B 2758 
382 64 1963 CWES C 4137 
399 79 1963 CWES C 4137 
4160-113 
418 181 


RPM CAPACITY 


T/MN CAPACITE 
c KW 
371 3600 14 750 
URD 
274 3750 2 600 
274 3600 1 500 
CUPERATION 
343 3600 5 400 


ION THERMIQUE 


399 3600 15 000 


E PATE EPUISEE 


230 3600 625 
230 3600 625 
427 3600 12 500 
427 3600 12 500 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ DE HAUT FOURNEAU 


VAPEUR 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1968 SLAV 6600 14 750 
14 750 
14 750 
1934 PARS 12000 2 600 
1982 LA 12000 1 500 
4 100 
4 100 
1955 BBC 2300 5 406 
5 400 
5 400 
1758-9" 150 
1976 EM 13800 15 0Q0 
15 000 
15 000 
1942 WEST Sis 625 
1942 WEST 575 625 
1963 CWES 11000 12 500 
1963 CWES 11000 12 500 
26 250 


26 250 


iq) = 


STEAM VAPEUR 
BOILERS PRINE MOVERS MAIN GENERATORS 
CHAUDIERES MOTEURS PRIMATIBES GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND STEAM YEAR AND YEAR AND 
MANUFACTURER KPA TEMP MG/HR MANUFACTURER TYPE THROTTLE RPM CAPACITY MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VAPEUR ANNEE ET TYPE SOUPAPE T/MN CAPACITE ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS KPA TEMP MG/HR FABRICANTS FABRICANTS 

CG KPA c Kw KW 


ALLIED CHEMICALS CANADA LTD 


AMHERSTBURG 1938 BW 3103 329 27 1948 GE B 1276 243 3600 2 500 1948 GE 4800 2 500 
1940 BW 3103 329 27 1957 GE B 2758 329 3600 3 750 1957 GE 4800 3 750 
LATITUDE 42 06 1948 BW 2999 371 27 1966 GE B 2758 329 3600 4 700 1966 GE 4800 4 700 
LONGITUDE 83 06 1957 BW 2999 371 27 
1957 BW 2999 371 27 
1965 BW 3103 343 S54 
1971 CE 2999 371 54 
1976 BW 2999 388 109 
PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 10 950 
10 950 


ATOMIC ENERGY OF CANADA LTD 


DOUGLAS POINT 1967 MLW 4040 251 145 1967 AEL c 3896 250 1800 220 000 1967 AEI 18000 220 000 
1967 MLW 4040 251 145 
LATITUDE 44 25 1967 MLW 4040 251 145 
LONGITUDE 81 33 1967 MLW 4040 251 145 
1967 4LW 4040 251 145 
1967 ALW 4040 251 145 
1967 MLW 4040 251 145 
1967 ML 4040 251 145 
PRINCIPAL FUEL - URANIUM COMBUSTIBLE PRINCIPAL — URANIUM 220 000 
220 000 


CANADIAN GENERAL ELECTRIC CO LTD 


PETERBOROUGH 1941 CE 2758 316 45 1931 GE BC 2654 316 3600 2 000 1931 GE 6600 2 000 
1942 CE 2758 316 45 
LATITUDE 44 18 1953 CE 2758 371 27 
LONGITUDE 78 19 
PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS COMBUSTIBLE PRINCIPAL —- GAZ NATOREL 2 000 
2 000 


DOW CHEMICAL OF CANADA LTD 


SARNIA 1960 Fu 9756 474 153 1963 CHES BP 9239 460 3600 28 800 1963 CWES 14400 28 800 
1960 Fu 9756 471 153 1963 CHES BP 9239 460 3600 28 800 1963 CHES 14400 28 800 
LATITUDE 42 58 1963 Pw 9756 471 153 
LONGITUDE 82 23 1967 BH 9722 482 227 
1972 Fu 9825 471 82 
1972 Fa 9825 471 82 
1977 Fa 9825 471 245 
PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ HATUREL 57 600 
57 600 


GREAT LAKES FOREST PRODUCTS LTD 


DRYDEN 1954 CE 4137 399 51 1955 BBC BE 4137 385 3600 6 000 1954 BBC 4160 6 666 
1957 Bu 4137 399 68 
LATITUDE 49 47 
LONGITUDE 92 49 
PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 6 666 
FORT WILLIAS 1947 CE 3103 343 45 1928 GE B 2930 329 3600 4 000 1928 GE 4000 4 000 
1955 CE 5861 482 91 1928 GE cD 2930 329 3600 5 000 1928 GE 4000 5 000 
LATITUDE 48 23 1956 CE 5861 482 91 1963 ss BE 5861 482 3600 17 200 1963 ss 4160 17 100 
LONGITUDE 89 15 1965 CE 5861 4B2 136 1974 SLAY B 5688 482 3600 25 600 1974 ASEA 13800 25 470 
1966 CE 5861 482 91 1975 SLAV B 5688 482 3600 34 000 1975 ASEA 13800 34 000 
1966 CE 5861 482 131 
1975 CE 5861 482 249 
1975 CE 5861 482 211 
PRINCIPAL FUEL - IMPORTED BITUMINOUS COAL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - CHARBON BITUMINEDX INPORTE 85 570 


92 236 


PRINCIPAL FUEL - 


STEAS 
BOILERS 
CHAUDIERES 
YEAR AND 
SANUPACTURER 
ANNEE ET 
PABRICANTS 
HIRAM WALKER & SON LTD 
WALKERVILLE 1952 Bu 
1955 Bw 
LATITUDE 42 18 1959 FW 
LONGITUDE 83 01 1970 Fu 


NATURAL GAS 


INCO METALS COMPANY 


PRINCIPAL FUEL - 


ONTARIO HYDRO 


IRON ORE BECOVERY 1963 DB 
1963 DB 
LATITUDE 46 28 1963 DB 
LONGITUDE 81 04 1963 DB 
PRINCIPAL FUEL - WASTE HEAT 
JAMES BIVER MARATHON LTD 
MARATHON 1946 CE 
1946 CE 
LATITUDE 48 40 1952 CE 
LONGITUDE 86 25 1979 Bw 


KPA 


KPA 


2758 
2758 
2758 
2758 


3792 
3792 
3792 
3792 


4654 
4654 
4654 
4654 


SPENT PULPING LIQUOR 


BRUCE "A" 1976 
1977 
LATITUDE 44 25 1977 
LONGITUDE 81 33 1978 
PRINCIPAL FUEL —- URANIUM 
BRUCE "Bp" 1984 
LATITUDE 44 25 
LONGITUDE 81 33 
PRINCIPAL FUEL - URANIUS 
J CLARK KEITH 1952 
1952 
LATITUDE 42 17 1953 
LONGITUDE 83 06 1953 


PRINCIPAL FUEL - 


LAKEVIEW 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - 


43 34 
7333 


IMPORTED BITUMINOUS COAL 


1962 
1963 
1965 
1965 
1967 
1969 
1969 
1969 


IMPORTED BITUMINOUS COAL 


Bw 4350 
BH 4350 
Bu 4350 
BW 4350 
BW 4275 
BWGM 6033 
BWGN 6033 
BHGH 6033 
BYGM 6033 


BWGH 16892 
BWGM 16892 
CE 16892 
CE 16892 
BW 16892 
Bu 16892 
BW 16892 
BW 16892 


LAMBTON 1969 CE 16892 

1970 CE 16892 
LATITUDE 42 48 1970 CE 16892 
LONGITUDE 82 26 1970 CE 16892 


PRINCIPAL FUEL - 


IMPORTED BITUMINOUS COAL 


STEAM 
TEMP 
VAPEUR 
TEMP 


249 
249 
249 
249 


379A 
371 
371 
371 


257 
257 
257 
257 


256 


482 
482 
482 
482 


538 
538 
538 
538 
538 
538 
538 
538 


538 
538 
538 
538 


= Te 


PRISE MOVERS 


MOTEDRS PRIMAIRES 


YEAR AND 
MG/HR MANUFACTURER TYPE THROTTLE RPM CAPACITY 
ANNEE ET TYPE SOUPAPE T/AN CAPACITE 
MG/HR FABRICANTS 
KPA c KW 
wie RES GE PC 2758 304 3600 1 000 
SoM Ney GE B 1379 271 3600 1 000 
45 1955 GE BP 2758 304 3600 2 500 
91 1970 GE BP 2758 304 5000 5 000 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 
36 1963 CGE B 3447 329 3600 2) 29/3) 
36 §=61963 CGE c 862 174 3600 9 375 
36 
36 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - RECUPERATION THERMIQUE 
52 1946 WEST C 4137 371 3600 7 500 
52 1948 GE c 4137 399 3600 4 000 
52 1948 GE B 4137 399 3600 4 000 
144 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - LESSIVE DE PATE EPUISEE 
4720 1976 PARS 4220 255 1800 826 000 
4720 1977 PARS 4220 255 1800 826 000 
4720 1977 PARS 4220 255 1800 826 000 
4720 1978 PARS 4220 255 1800 826 000 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL —- URANIUM 
4720 1984 CGE BC 4137 253 1800 845 000 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - URANIUM 
29I5eeet S52 EE c 5861 482 3600 66 000 
2950 1952 EE c 5861 482 3600 66 000 
295 1953 EE ie 5861 482 3600 66 000 
29a) 1953 EE c 5861 482 3600 66 000 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - CHARBON BITUMINEUX IMPORTE 
907 1962 PARS C 16203 538 3600 300 000 
907 1963 PARS C 16203 538 3600 300 000 
907 1965 AEI c 16203 538 3600 300 000 
907 1965 AEI (e 16203 538 3600 300 000 
907 1967 AEI c 16203 538 3600 300 000 
907 1969 AEIT c 16203 538 3600 300 000 
907 1969 PARS C 16306 538 1800 300 000 
907 1969 PARS C 16306 538 1800 300 000 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - CHARBON BITUMINEUX IMPORTE 
1633 1969 CGE c 16203 538 3600 500 000 
1633 1970 CGE Cc 16203 538 3600 500 000 
1633 1970 CGE (e 16203 538 3600 5060 000 
1633 1970 CGE Cc 16203 538 3600 500 000 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL —- CHARBON BITUMINEUX IMPORTE 


MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANOFACTORER 
ANNEE ET 
FPABRICANTS 
1938 GE 
1952 GE 
1956 GE 
1970 GE 
1963 CSE 
1963 CGE 
1946 WEST 
1948 GE 
1948 GE 
1976 PARS 
1977 PARS 
1977 PARS 
1978 PARS 
1984 CSE 
1952 Eg 
1952 EE 
1953 EE 
1953 EE 
1962 PARS 
1963 PARS 
1965 ACGE 
1965 ACGE 
1967 ACGE 
1969 ACGE 
1969 PARS 
1969 PARS 
1969 CGE 
1970 CGE 
1970 CGE 
1970 CGE 


VAPEOR 
VOLTS CAPACITY 
VOLTS CAPACITE 
KW 
4160 1 000 
4160 1 000 
4160 2 500 
4160 5 000 
9 500 
9 590 
6900 Ce WS) 
6900 9ST 
18 750 
18 750 
6900 7 500 
6900 4 000 
6900 4 000 
152500 
15 500 
18500 826 000 
18500 826 000 
18500 826 000 
18500 826 000 
3 304 000 
24000 845 000 
845 090 
13800 66 000 
13800 66 000 
13800 66 000 
13800 66 000 
264 000 
16000 300 000 
16000 300 000 
18000 300 000 
18000 300 000 
18000 300 000 
18000 300 000 
18000 300 000 
18000 300 000 
2 400 000 
24000 500 000 
24000 500 000 
24000 500 000 
24000 500 000 


2 000 090 


STEAS 

LENNOX 

LATITUDE 4a 11 
LONGITUDE 56 47 
PRINCIPAL FUEL - HEAVY 
NANTICOKE 

LATITUDE 43 34 
LONGITUDE 79 33 


PRINCIPAL FUEL - 


BOILERS 
CHAUDIERES 

YEAR AND 
MANUFACTORER KPA 
ANNEE ET 
FABRICANTS KPA 
1976 CE 16892 
1976 CE 16892 
1976 CE 16892 
1977 CE 16892 
FUEL OLL 

1973 Bw 16892 
1973 Bu 16892 
1973 Bu 16892 
1974 Ba 16892 
1975 BW 16892 
1977 Ba 16892 
1978 Ba 16892 
1978 BW 16892 


IMPORTED BITUHINOUS COAL 


PICKERING A 1971 Bu 3992 
1971 BW 3992 

LATITUDE 43 50 1972 BW 3992 

LONGITUDE 79 02 1973 Bu 3992 

PRINCIPAL FUEL - UBANIUN 

PICKERING B 1983 BH 3992 
1984 BW 3992 

LATITUDE 43 50 1984 BY 3992 

LONGITUDE 79 02 

PRINCIPAL FUEL - URANIUA 

RICHARD L HEARN 1951 BYGK 6033 
1952 BYGH 6033 

LATITUDE 43 39 1952 BYUGH 6033 

LONGITUDE 73 20 nabs BWGK 6033 
1960 CE 13100 
1961 BWGH 13100 
1961 CE 13100 
1961 BWGM 13100 


PRINCIPAL FUEL - 


IMPORTED BITUNINOUS COAL 


ROLPHTON 1962 BWGA 2930 

LATITUDE 46 11 

LONGITUDE 77 40 

PRINCIPAL FUEL - URANIUM 

THUNDER BAY 1963 Fil 10687 
1981 CE 13100 

LATITUDE 48 22 1982 cE 13100 

LONGITUDE 89 13 


PRINCIPAL FUEL - LIGNITE COAL 


POLYSAR LTD 


SARNIA 
LATITUDE 42 58 
LONGITUDE 82 23 


PRINCIPAL FUEL - 


1943 BW 2896 
1943 Bu 2896 
1943 Baw 2896 
1943 Bw 2896 
1943 BW 2896 
1953 CE 2896 
1983 CE 9310 


NATURAL GAS 


482 
482 
482 
482 
538 
538 
538 
538 


232 


538 
538 
538 


a2 
327 
327 
327 
327 
399 
510 


YEAR AND 
MG/HR MANUFACTURER TYPE THROTTLE 
ANNEE ET 
NG/HR FABRICANTS 
1633 1976 CGE c 
1633 1976 CGE c 
1633 1976 CGE Cc 
1633 1977 CGE c 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - 
1633 1973 HP c 
1633 1973 HP c 
1633 1973 HP c 
1633 1974 HP S 
1633 1975 HP c 
1633 1977 HP c 
1633 1978 HP Cc 
1633 1978 HP c 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - 
2930 1971 PARS 
2930 1971 PARS 
2930 1972 PARS 
2930 1973 PARS 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - 
2930 1983 PARS 
2930 1984 PARS BC 
2930 1984 PARS BC 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - 
386 1951 PARS C 
386 1952 PARS C 
386 1952 PaRS C 
386 1952 PARS C 
612 1960 PARBS C 
612 1961 PARS C 
612 1961 PARS C 
612 1961 PARS C 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL — 
136 1962 AEIT Cc 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - 
386 1963 EE Cc 
476 1981 BBC c 
476 1981 BBC c 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL 
136 861943 CWES P 
136 1948 CWES P 
136 ©1956 CGE B 
136 1983 CWES 3B 
136 
204 
272 


Shp 


PRISE HOVERS 


MOTEURS PRIMAIRES 


TYPE SOUPAPE 


KPA 


16203 
16203 
16203 
16203 


c 


538 
538 
538 
538 


HAZOUT LOURD 


16203 
16203 
16203 
16203 
16203 
16203 
16203 
16203 


CHARBON BITUMINEUX INPORTE 


3930 
3930 
3930 
3930 


URANIUOS 


3930 
3930 
3930 


ORANIOS 


5861 
5861 
5861 
5861 
12411 
42411 
12411 
12411 


CHARBON BITOMINEUX IMPORTE 


2758 


URANIOS 


9997 
12411 
12411 


2758 
2758 
4137 
86 00 


538 
538 
538 
538 
533 
538 
538 
538 


251 
251 
251 
251 


251 
251 
251 


482 
482 
482 
482 
538 
538 
538 
538 


232 


3600 
3600 
3600 
3600 
3600 
3600 
3600 
3600 


1800 
1800 
1800 
1800 


1800 
1800 
1800 


1800 
1800 
1800 
1800 
3600 
3600 
3600 
3600 


3600 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


550 
550 
550 
550 


500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 


542 
542 
542 
542 


540 
540 
540 


100 
100 
100 
100 
200 
200 
200 
200 


25 


000 
000 
000 
000 


000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 


000 
000 
000 
000 


000 
000 
000 


000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 


000 


538 3600 100 000 
538 3600 150 000 
538 3600 150 000 


343 
399 
399 


- CHARBON LIGNITE 


3600 
3600 
3600 


510 3600 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 


4 
6 
15 
28 


000 
000 
625 
750 


VAPEOR 
MAIN GENERATORS 
GENERATEUORS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUPACTUORER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1976 CGE 20000 573 750 
1976 CGE 20000 573 750 
1976 CGE 20000 573 750 
1977 CGE 20000 573 750 
2 295 000 
1973 PARS 22000 500 009 
1973 PARS 22000 500 000 
1973 PARS 22000 500 000 
1974 PARS 22000 500 009 
1975 PARS 22000 500 000 
1977 PARS 22000 500 000 
1978 PARS 22000 500 000 
1978 PARS 22000 500 000 
4 000 090 
1971 PARS 24000 542 000 
1971 PARS 24000 542 000 
1972 PARS 24000 542 000 
1973 PARS 24000 542 000 
2 168 000 
1983 PARS 24000 540 000 
1984 PARS 24000 540 000 
1984 PABS 24000 540 000 
1 620 000 
1951 PARS 13800 100 000 
1952 PARS 13800 100 000 
1952 PARS 13800 100 000 
1953 PARS 13800 100 000 
1959 PARS 13800 200 000 
1960 PARS 13800 200 000 
1960 PARS 13800 200 000 
1961 PARS 13800 200 000 
1 200 090 
1962 AEL 13800 25 000 
25 090 
1963 EE 13800 100 000 
1981 BBC 18000 1450 000 
1981 BBC 18000 150 000 
400 000 
20 521 000 
1943 WEST 6600 4 000 
1948 WEST 13800 5 000 
1956 GE 13800 13 281 
1983 MITI 13800 28 750 
51 031 


51030 


STEAM 
BOILEES PRIME MOVERS 
CHAUDIERES MOTEURS PRIMAIRES 
YEAR AND STEAM YEAR AND 
MANUFACTURER KPA TEMP MG/HR MANUFACTURER TYPE THROTTLE RPM CAPACITY 
ANNEE ET VAPEUR ANNEE ET TYPE SOUPAPE T/MN CAPACITE 
FABRICANTS KPA TEMP MG/HR FABRICANTS 
(e KPA c KW 
REDPATH SUGARS LTD 
TORONTO 1959 BW 4309 399 45 1959 CGE B 4309 399 3600 2 500 
LATITUDE 43 40 
LONGITUDE 79 23 
PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 
KOMAN CORPORATION LTD 
STRATHCONA i952 BW 2861 254 20 9e1955 SGE B 2758 327 3600 2 000 
1968 BW 4826 338 45 1955 SGE B 2758 327 3600 2 000 
LATITUDE 44 19 
LONGITUDE 76 57 
FRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 
SPRUCE FALLS POWER & PAPER CO LTD 
KAPUSKASING MILL 1928 cvic 1793 293 45 1945 GE Cc 1379 293 1800 12 500 
1928 CViIGg 1793 293 45 1958 PARS B 1793 293 3600 9 100 
LATITUDE 49 25 1952 CE 1793 293 57 
LONGITUDE 82 26 1960 BW 1793 293 Os} 
1964 BW 1793 293 PE) 
1971 BW 1793 293 TR, 
PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 
STELCO INC 
HAMILTON 1948 CE 3103 399 57551948 MST B 3103 399750 4 000 
1948 CE 3103 399 Sime 59 GE C 1103 232 1500 6 000 
LATITUDE 43 14 1948 CE 3103 399 57 
LONGITUDE 79 51 1948 CE 3103 399 57 
1956 CE 3103 399 57 
PRINCIPAL FUEL - BLAST FURNACE GAS COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ DE HAUT FOURNEAU 
TRICIL LTD 
SWARU PLANT 4972 BW 1965 204 48 1982 ELLI B 1723 204 6000 4 500 
1972 BW 1965 204 48 
LATITUDE 43 14 
LONGITUDE 79 5A 
FRINCIPAL FUEL - SHREDDED REFUSE COMBUSTIBLE PRINCIPAL - REBUT EN MORCEAUX 
ONTARIO, TOTAL 
MANITOBA 
B C SUGAR REFINING CO LTD 
FORT GARRY 1940 FW 2068 323 20 1940 ELLI' B 1931 323 3600 1 500 
1940 FW 2068 323 20 1953 BBC B 19,31 323 3600 2 500 
LATITUDE 50 07 1952 FW 2068 323 23 
LONGITUDE 96 56 
PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 


VAPEUR 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1959 CGE 600 2 500 
2 500 
2 500 
1955 SGE 575 IN655 
1955 SGE 575 1 655 
33110 
e310 
1945 GE 6600 12 500 
1958 PARS 6600 9 100 
21 600 
21 600 
1948 CGE 6900 4 000 
1959 GE 6600 6 000 
10 000 
10 000 
1982 ELLI 4160 4 573 
4 573 
4573 
21 081 800 
1940 ELLI 550 1 500 
1953 BBC 550 2 500 
4 000 


4 000 


STEAM 
BOILERS 
CHAUDIERES 
YEAR AND 
MANUFACTURER KPA 
ANNEE ET 
FABRICANTS KPA 
MANITOBA FORESTRY RESOUKCES LTD 
THE PAS 1970 Fw 5343 
1970 CE 5343 
LATITUDE 55 05 1975 FW 5343 
LONGITUDE 123 01 
PRINCIPAL FUEL - WOOD REFUSE 
MANITOBA HYDRO 
BRANDON 1957 CE 4309 
1958 CE 4309 
LATITUDE 49 50 1958 CE 4309 
LONGITUDE 99 53 1958 CE 4309 
1970 Bw 9136 
FRINCIPAL FUEL - LIGNITE COAL 
SELKIEK 1960 BW 6033 
1960 BW 6033 
LATITUDE 50 09 
LONGITUDE 96 52 
PRINCIPAL FUEL - LIGNITE COAL 
WINNIPEG CITY OF 
AMY STREET 1924 JI 1724 
1924 JI 1724 
LATITUDE 49 53 1924 JI 1724 
LONGITUDE S709 1930 JI 1724 
1950 BW 1724 
1952 BW 2758 
1953 BW 2758 
1957 BW 1724 
PRINCIPAL FUEL - LIGNITE COAL 
SASKATCHEWAN 
DOMTAR CHEMICALS GROUP 
UNITY 1948 Fu 1517 
1948 FW 1517 
LATITUDE LYS 37 / 1969 Cvic 1517 
LONGITUDE 109 10 
ERINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 
HUDSON BAY MINING & SMELTING CO LTD 
FLIN FLON 1951 BW 3103 
1951 BW 3103 
LATITUDE 54 46 1967 BWGM 1379 
LONGITUDE 101 53 1974 BW 3103 
1974 Bu 3103 
FRINCIPAL FUEL - WASTE HEAT 


STEAM 
TEMP 


VAPEUR 
TEMP 


Cc 


44d 
441 
441 


441 
441 
44 
441 
510 


491 
491 


288 
288 
288 
288 
316 
399 
B99 
316 


399 
399 
232 
382 
382 


= 0d. 


PRIME MOVERS 


MOTEURS PRIMAIRES 


RPM CAPACITY 


T/MN CAPACITE 


YEAR AND 
MG/HR MANUFACTURER TYPE THROTTLE 
ANNEE ET TYPE SOUPAPE 
MG/HR FABRICANTS 
KPA Cc 
P2527 019.70 WEST BC 5343 441 5500 
99 1970 WEST B 5343 441 7300 
125 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL —- DECHETS DE BOIS 
147 = 1957 MVIC C 4137 441 3600 
147 «©1958 MVIC C 4137 441 3600 
147 1958 MVIC C 4137 441 3600 
147 1958 MVC C 4137 441 3600 
SOE Ta 970 BBC (e 8618 510 3600 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - CHARBON LIGNITE 
272 1960 PARS C 5861 482 3600 
272 1960 PARS C 5861 482 3600 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - CHARBON LIGNITE 
32 1924 HOWD C 1724 288 3600 
32 1924 HOWD C 1724 288 3600 
SZ eal9o2 BBC c 2758 399 3600 
32 1954 BBC Cc 2758 399 3600 
57 
75 
127 
S57 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL ~- CHARBON LIGNITE 
MANITOBA, TOTAL 
9 1948 WM 1547 266 4053 
9 
27 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 
PAS SH GE Cc 2758 385 3600 
2A e976 AC c 2758 399 3600 
41 
39 
45 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - RECUPERATION THERMIQUE 


9 800 


13 


33 
33 
2) 
Be) 
105 


66 
66 


15 
25 


1 


6 


KW 


000 


000 
000 


000 
000 
000 
000 


000 


000 


15 000 


VAPEUR 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1970 EE 13800 9 800 
1970 EE 13800 13 000 
22 800 
22 800 
1957 MVIC 13800 33 000 
1958 MVIC 13800 33 000 
1958 MVIC 13800 33 000 
1958 MVIC 13800 33 000 
1970 BBC 13800 105 000 
237 000 
1960 PARS 13800 66 000 
1960 PARS 13800 66 000 
132 000 
363 000 
1924 PARS 12500 5 000 
1924 PARS 12500 5 000 
1952 BBC 12600 15 000 
1954 BBC 12600 25 000 
50 000 
50 000 
445 800 


1948 EE 
1951 GE 
1976 AC 


600 


6900 
6900 


1 150 


1 150 


1 150 


6 000 
15 000 


21 000 


21 000 


STEAS 


PRINCE ALBERT 


PRINCE ALBERT 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - SPENT 


SASKATCHEWAN POWER CORP 


A L COLE 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - 


BOUNDARY DAM 


LATITUDE 
LONGITUDE 


BOILERS 


CHAUDIERES 


YEAR AND 
NANUPACTURER 
ANNEE ET 
FABRICANTS 


PULP CO LTD 


1968 BW 
1968 Ba 
1970 Bu 
1970 Bw 
1975 BY 


KPA 


KPA 


4137 
4137 
4137 
4137 
4137 


PULPING LIQUOR 


1928 BY 
1929 Bw 
1939 BY 
1950 BW 
19548 BW 
1955 Fa 
1957 CE 


NATURAL GAS 


1959 Bw 
1960 CE 
1969 CE 
1970 CE 
1973 CE 
1978 CE 


PRINCIPAL FUEL - LIGNITE COAL 


ESTEVAN 


LATITUDE 


LONGITUDE 


PRINCIPAL 


POPLAR RIVER 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - 


QUEEN ELIZABETH 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - 


ALBERTA 


A EC POWER LTD 


MILDRED LAKE 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FOEL - 


FUEL - 


1948 CE 
1950 CE 
1953 Fi 
1957 FW 
1957 PW 


LIGNITE COAL 


1980 BW 
1983 CE 


LIGNITE COAL 


1958 FW 
1959 Fw 
1972 Bu 


SUBBITUMINOUS COAL 


1977 Bw 
AST BW 
1977 Bu 
1978 Bw 
1978 Bw 


NATURAL GAS 


2758 
2758 
2758 
2758 
2758 
2861 
5964 


6033 
6033 
13100 
13100 
13100 
13100 


2896 
2896 
2896 
2896 
2896 


13100 
13100 


6033 
6033 
8963 


6550 
6550 
6550 
6550 
65506 


STEAA 
TESP 
VAPEUR 
TENP 


391 
391 
427 
427 
427 
427 
488 


491 
491 
541 
541 
541 
541 


360 
360 
382 
382 
382 


541 
540 


4971 
491 
516 


510 
510 
510 
510 
510 


PRISE MOVERS 


HOTEURS PRIMAIRES 


YEAR 


MG/HR MANUFACTURER TYPE THROTTLE 


ANNEE ET 


AND 


MG/HR FABRICANTS 


181 1968 
162 
68 
68 
73 
COMBUSTIBLE 
39 1929 
39 1947 
64 1953 
82 1954 
A025 1957 
136 
150 
COMBUSTIBLE 
272 1959 
272 1960 
476 1969 
476 1970 
476 1973 
885 1978 
COMBUSTIBLE 
36 1950 
45 1953 
91 1957 
102 
102 
COMBUSTIBLE 
885 1980 
885 1983 
COMBUSTIBLE 
272 1958 
Zh 2D 
386 1972 
COMBUSTIBLE 
340 1978 
340 1978 
340 1978 
340 1978 
340 


SLAY B 


TYPE SOUPAPE 


KPA 


4137 


BPN 


T/MN CAPACITE 


399 3600 


CAPACITY 


22 


KW 


312 


PRINCIPAL - LESSIVE DE PATE EPUISEE 


PARS C 2758 391 3600 10 
PARS C 2758 427 3600 15 
PARS C 2758 427 3600 25 
PARS C 2758 427 3600 25 
PARS C 5964 488 3600 33 
PRINCIPAL - GAZ NATUREL 
PARS C 6033 488 3600 66 
PARS C 6033 488 3600 66 
CGE Cc 12411 538 3600 150 
CGE c 12411 538 3600 150 
HITA C 12411 538 3600 150 
HITA C 12411 538 3600 292 
PRINCIPAL - CHARBON LIGNITE 
PARS C 2896 399 3600 15 
PARS C 2896 399 3600 20 
aVIC Cc 2896 399 3600 30 
PRINCIPAL - CHARBON LIGNITE 
HITA C 12411 538 3600 294 
HITA C 12411 538 3600 297 
PRINCIPAL - CHARBON LIGNITE 
BBC c 6033 488 3600 66 
EE c 6033 488 3600 66 
HITA C 8618 510 3600 100 
PRINCIPAL - CHARBON SOUSBITUNINEUX 
SASKATCHEWAN, TOTAL 
CGE B 6205 496 3600 50 
CGE B 6205 496 3600 50 
CGE B 6205 496 3600 50 
CGE Cc 6205 496 3600 50 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 


000 
000 
000 
000 
000 


000 
000 
000 
000 
000 
500 


000 
000 
000 


000 
800 


000 
000 
000 


VAPEUR 
MAIN GENERATORS 
GENERATEBURS PRINCIPAUE 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1968 ASEA 13800 22 312 
247M 39 |P3 
2804 S17) 
1929 PARS 13200 10 000 
1947 PARS 13800 15 000 
1953 PARS 13800 25 000 
1954 PARS 13800 25 000 
1957 PARS 14400 30 000 
105 090 
1959 PARS 14400 66 000 
1960 PARS 14400 66 000 
1969 CGE 16000 150 000 
1970 CGE 16000 150 000 
1973 HITA 15000 150 000 
1978 HITA 18000 292 500 
874 500 
1950 PARS 13800 15 000 
1953 PARS 13800 20 000 
1957 MVIC 14400 30 000 
65 090 
1980 HITA 18000 294 000 
1983 HITA 18000 297 800 
591 890 
1958 BBC 14400 75 000 
1959 EE 14400 66 000 
1972 HITA 13800 100 000 
241 000 
1 877 300 
li S24) eho? 
1978 CGE 13800 50 000 
1978 CGE 13800 50 000 
1978 CGE 13800 50 000 
1978 CGE 13800 60 000 
210 090 


210 090 


STEAS 
BOILERS 
CHAUDIERES 
YEAR AND 
MANUFACTURER KPA 
AMNNEE ET 
FABRICANTS KPA 
ALBERTA GOVERNMENT SERVICES 
CLARESHOLA CARE CNTR 1960 Fu 1241 
1960 Fw 1241 
LATITUDE 51 02 1969 TIwW 1241 
LONGITUDE 113 35 
PRINCIPAL FUEL - WATURAL GAS 
ALBERTA HOSPITAL- EDMONTON 
EDMONTON 1961 Bw 1034 
1969 BY 3103 
LATITUDE 53 33 1977 Tiw 3103 
LONGITUDE 113 28 
PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 
ALBERTA POWER LTD 
BATTLE RIVER 1956 CE 4137 
1964 CE 8137 
LATITUDE 52 35 1969 CE 14824 
LONGITUDE 112 04 1975 CE 13031 
1981 CE 11170 
PRINCIPAL FUEL - SUBBITUAIWOUS COAL 
H BR MILNER 1973 Bu 8963 
LATITUDE 53 56 
LONGITUDE 118 30 


PRINCIPAL FUEL - CANADIAN BITUMINOUS COAL 


ALBERTA SUGAR CO 


TABER 1950 BWGH 2827 
1950 BYGH 2827 

LATITUDE 49 47 1960 BWGH 2827 

LONGITUDE 112 08 

PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 

ALTA PUBLIC WORKS SUPPLY & SERVICES 

LEGISLATURE BUILDING 1950 Fu 1276 

1951 FW 1276 

LATITUDE 53 33 1954 Fu 1276 

LONGITUDE 113 28 

PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 

HICHENER CENTRE SOUTH 1949 VKEL 1103 
1953 Fu 1103 

LATITUDE 52) 16 1957 FW 1103 

LONGITUDE 113 48 1967 FW 1103 


PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 


STEAS YEAR AND 
TEAP MG/HR SANUFACTURER TYPE THROTTLE RPA CAPACITY 
VAPEUR AHNEE ET TYPE SOUPAPE T/AN CAPACITE 
TESP NG/HE FABRICANTS 
c KPA c KW 
193 5 1960 GE B 1207 192 5500 400 
193 5 1972 WAUM D 1800 125 
193 11 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ MATUOREL 
186 14 = =©1970 @YSS P 2827 349 1200 2 500 
357 23 
371 23 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 
441 172 «#41956 BBC c 4137 4471 3600 30 000 
Gu 172) «1964 BBC c 9137 441 3600 32 000 
541 483 1969 GE c 12811 541 3600 150 000 
541 503 1975 GE (2 12411 538 3600 154 036 
541 499 1981 HITA C 11170 538 3600 375 000 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - CHARBON SOUSBITUMINEUX 
513 Pee ee) HITA C 8618 510 3600 150 000 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - CHARBON BITOMINEUX CANADIEN 
329 S25 1950 WEST B 2827 329 3600 2 500 
329 32 1967 BBC B 2827 329 7500 5 000 
329 36 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATOREL 
194 14° «1946 BA B 1276 192 360 500 
194 1 1953 SENG B 1276 WI 2 ea 800 
194 14 1959 BM B 1276 194 8000 800 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 
186 2 1926 Ba B 1103 186 514 100 
186 Sy URES) BA B 1103 186 400 250 
186 11 #1961 WEST B 1103 186 6020 400 
188 16 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 


PRIBE MOVERS 


SOTEURS PRIMAIRES 


VAPEUR 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1960 GE 2400 400 
1972 TA 2400 125 
525 
525 
1971 BBC 4160 2 500 
2 500 
2 500 
1956 BBC 14400 30 000 
1964 BBC 14400 32 000 
1969 GE 16000 150 000 
1975 GE 16000 154 000 
1981 HITA 21000 375 000 
741 000 
1973 HITA 15000 150 000 
150 000 
891 000 
1950 WEST 2300 2 000 
1967 BBC 2300 4 300 
6 300 
6 300 
1953 LDA 2400 500 
1959 CGE 2400 800 
1965 MP 2400 800 
2 190 
1926 CGE 2375 100 
1930 MP 2375 250 
1961 WEST 2375 400 
750 


2 850 
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STEAM 
BOILERS PRIME MOVERS 
CHAUDIERES MOTEURS PRIMAIRES 
YEAR AND STEAM YEAR AND 
SANUFACTURER KPA TEMP MG/HR MANUFACTURER TYPE THROTTLE RPM CAPACITY 
ANNEE ET VAPEUR ANNEE ET TYPE SOUPAPE T/MN CAPACITE 
PABRICANTS KPA TEMP MG/HR FABRICANTS 
c KPA c KW 
AMOCO CANADA PETROLEUM CO LTD 
EAST CROSSFIELD 1968 TIwW 2068 216 32 1968 B 414 152 3650 450 
1968 TIwW 2068 216 66 1968 B 414 152 3650 450 
LATITUDE 51 26 1968 TI 2068 104 32 
LONGITUDE 114 01 1968 TIW 2068 104 66 
PRINCIPAL FUEL - WATURAL GAS COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 
BUILDING PRODUCTS OF CAN LTD 
EDMONTON 1954 wut 4137 4O4 16 «1954 CGE B 4137 404 4900 71 000 
1973 Tila 1207 192 9 
LATITUDE ey 2 3R} 
LONGITUDE 113 28 
PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 
BUILDING SERVICES ALTA HOSPITAL 
PONOKA HOSPITAL 1950 FW 1379 198 14 «1961 BBC B 1344 197 9750 600 
1951 Fg 1379 198 14 1961 BBC B 1344 197 9750 600 
LATITUDE 52 42 1954 FW 1379 198 14 1984 TE B 13448 197 4750 SAS 
LONGITUDE 3; 35 
PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 
CELANESE CANADA INC 
CLOVER BAR PLANT 1953 Pu 4137 399 125 1953 WEST D 4137 399 3600 6 000 
1953 Fa 4137 399 125 9nto53 WEST D 4137 399 3600 6 000 
LATITUDE 53 34 1953 Fa 4137 399 125 1953 WEST D 4137 399 3600 6 000 
LONGITUDE 113 20 1953 Fu 4137 399 125 
1966 Bu 4137 399 163 
PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 
DOW CHEMICAL CANADA INC 
POWER PLANT 1967 Fa 3103 240 52 941979 GE B 5861 399 3600 18 372 
1967 FW 3103 240 2 en SED GE B 5861 399 3600 18 372 
LATITUDE 53 43 1974 Bw 1724 210 68 
LONGITUDE 113° 13 1974 BW 1724 210 68 
1979 Pw 5860 399 227 
1979 Fi 5860 399 227 
PRINCIPAL FUEL - WATURAL GAS COMBUSTIBLE PRINCIPAL — GAZ NATUREL 
EDMONTON POWER 
CLOVER BAR 1970 Bu 12411 538 499 1970 #WYSS C 12411 538 3600 165 000 
1973 Bu 12411 538 499 1973 #Y¥SS C 12411 538 3600 165 000 
LATITUDE 53 39 1977 Bu 12411 538 499 1977 HITA C 12411 538 3600 165 000 
LONGITUDE 113 20 1979 Bu 12411 538 499 1979 HITA C 12411 538 3600 165 000 
PRINCIPAL FUEL - WATURAL GAS COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 


VAPEUR 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER YOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FPABRICANTS 
KW 
1970 EM 440 300 
1970 EM 440 300 
600 
690 
1954 CGE 440 Iei25 
ae a2 
i} BIARS) 
1961 BBC 2300 600 
1961 BBC 2300 600 
1984 KATO 2300 515 
ure 
UTES, 
1953 WEST 5900 6 600 
1953 WEST 6900 6 600 
1953 WEST 6900 6 600 
19 890 
19 890 
0 
0 
1970 OERL 16000 165 000 
1973 OERBL 16000 165 000 
UE HITA 16000 165 000 
1979 HITA 16000 165 000 
660 000 


STEAM 

ROSSDALE 

LATITUDE 53) 33 
LONGITUDE 113 28 


PRINCIPAL FUEL - 


FOOTHILLS HOSPITAL 


CALGARY 
LATITUDE 51 03 
LONGITUDE 114 05 


PRINCIPAL FUEL - 


BOILERS 
CHAUDIERES 
YEAR AND 
MANUFACTURER 
ANNEE ET 
FABRICANTS 
1932 BW 
1941 BW 
1947 BW 
1949 BW 
1953 BW 
1955 Ba 
1960 BW 
1963 BW 
1966 Bw 


NATOBAL GAS 


1961 Fw 
1961 FW 
1969 BW 
1972 TIW 


NATURAL GAS 


GULF CANADA BESOURCES INC 


RIMBEY 
LATITUDE 5279738 
LONGITUDE 114 =14 


PRINCIPAL FUEL - 


MEDICINE HAT CITY OF 
MEDICINE HAT 


50 03 
110 40 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - 


1961 CE 
1961 CE 
1961 CE 
1963 BW 


NATURAL GAS 


1945 FW 
1949 Fw 
1953 Fi 
1953 Pui 
1974 TiIw 
1980 Fi 
1980 Pw 


WASTE HEAT GT 


PROCTER & GAMBLE CELLULOSE LTD 


WAPITI RIVER 


LATITUDE 
LONGITUDE 


55 10 
118 48 


PRINCIPAL FUEL - 


1973 CE 
972 CE 
1973 Fa 


SHERRITT-GORDON MINES LTD 


FORT SASKATCHEWAN 


53 43 
113 «13 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - 


1954 CE 
1954 CE 


NATURAL GAS 


KPA 


KPA 


2758 
2758 
2758 
2758 
2758 
2758 
5861 
5861 
5861 


1724 
1724 
3447 
3447 


3103 
3103 
3103 
3103 


2068 
2068 
3447 
3447 
4137 
2930 
2930 


6205 
6205 
1207 


SPENT PULPING LIQUOR 


6205 
6205 
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PRIME MOVERS 


MOTEURS PRIMAIRES 


207 
207 
399 
399 


224 
224 
224 
224 


288 
288 
399 
427 


427 


399 


STEAM YEAR AND 
TEMP HG/HR MANUPACTURER TYPE THROTTLE 
VAPEUR ANNEE ET TYPE SOUPAPE 
TEMP MG/HR FABRICANTS 
c KPA 
399 61 1944 PARS C 25 86 
399 75 1949 PARS C 2586 
399 Tae o53 PARS C 2586 
399 US) hes) BBC c 2586 
399 91 1960 BBC Cc 5861 
399 150 1963 PARS C 5861 
482 299 1966 PARS C 5861 
482 299 
482 302 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 
207 23 1966 WEST B 1724 
207 23 1966 WEST B 1724 
399 57 ©1971 SLAV B 3275 
399 68 1980 SLAV B 3275 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 
279 45 1961 CWES B 3103 
279 45 1961 CWES B 3103 
2793 45 1961 CWES B 3103 
316 TS 1963 CWES B 3103 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 
288 32 1929 PARS C 1138 
288 32 1949 PARS C 1862 
399 79 «1953 PARS C 3103 
399 79 #1974 PARS C 4033 
427 75 
399 136 
399 136 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL — RECUPERATION 
427 2638 a7 SLAV B 6205 
427 204 
188 36 
CONBUSTIBLE 
399 68 1954 BBC CE 6033 
399 68 1959 BBC CE 6033 


399 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL —- GAZ NATUREL 


RPM CAPACITY 


T/MN CAPACITE 


3600 
3600 
3600 
3600 
3600 
3600 
3600 


5000 
5000 
3600 
3600 


5000 
5000 
5000 
5000 


3600 
3600 
3600 
3600 


15 
30 
30 
30 
TAS 
75 
75 


Cue= 


wee or 


KW 


000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 


000 
000 
600 
000 


000 
000 
000 
000 


000 
000 
000 
000 


THERMIQUE GT 


3600 


3600 
3600 


31 


3 
3 


950 


PRINCIPAL - LESSIVE DE PATE EPUISEE 


000 
000 


VAPEUR 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANIS 
KW 
1944 PARS 13806 15 000 
1949 PARS 13800 30 000 
1953 PARS 13800 30 000 
1955 BBC 13800 30 000 
1960 BBC 14400 75 000 
1963 PARS 14400 75 000 
1966 PARS 14400 75 000 
330 090 
990 000 
1966 WEST 13200 1 000 
1966 WEST 13200 1 000 
1971 ASEA 13200 6 000 
1980 ASEA 13200 10 000 
18 000 
18 090 
1961 CWES 480 1 000 
1961 CWES 480 1 000 
1961 CWES 480 1 000 
1963 CWES 480 1 000 
4 000 
4 090 
1929 PARS 2300 3 000 
1949 PARS 13800 5 000 
1953 PARS 13900 30 000 
1974 PARS 13800 15 000 
53 000 
53 000 
1973 SLAV 13800 31 950 
31 950 
31 950 
1954 BBC 4160 2 500 
1959 BBC 4160 2 500 
5 000 


5 000 


STEAM 


SOUTHERN ALTA INSTITUTE 


POWER PLAY 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL 


T 


51 03 
114 05 


FUEL - 


BOLLERS 


CHAUDIERES 


YEAR AND 


MANUFACTURER 


ANNEE ET 
FABRICANTS 


OF TECH 


1956 
1967 
1967 
1975 


Fa 
Bu 
Ba 
BW 


NATURAL GAS 


ST REGIS (ALBERTA) LTD 


HINTON 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - SPENT 


SUNCOR INC 


TAR ISLAND 


LATITUDE 
LONGITUDE 


1957 Fu 
1957 Fu 
SEP P43 1957 CE 
117 34 1979 CE 


1966 Pu 
1966 FW 
56 57 1967 Fw 
111 26 1969 FWP 
1969 FUP 
1969 FWP 
1980 CE 


PRINCIPAL FUEL - 


PETROLEUM COKE 


THE CANADIAN SALT CO LTD 


LINDBERGH 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PEINCIPAL 


TRANSALTA UTILITIES COKP 


KEEPHILLS 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL 


SUNDANCE 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL 


WABAMUN 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL 


1948 FW 
1948 FW 
537 53 1971 Fw 
110 40 
FUEL - NATURAL GAS 
1983 CE 
1983 CE 
53 30 
114 33 
FUEL - SUBBITUMINOUS COAL 
1970 CE 
1973 CE 
53 30 1976 CE 
114 33 1976 CE 
1977 CE 
1980 CE 
FUEL - SUBBITUMINOUS COAL 
1956 BGM 
1958 BWGA 
53933 1962 CE 
114 29 1967 CE 
FUEL - SUBBITUMINOUS COAL 


KPA 


KPA 


1276 
1276 
1276 
1276 


4137 
4137 
4137 
4137 


PULPING LIQUOR 


5481 
5481 
5481 
2930 
2930 
2930 
5654 


1551 
1551 
1551 


17065 
17065 


16892 
16892 
17065 
17065 
17065 
17065 


5861 
5861 
14479 
16892 


STEAS 

TESP NG/HB 

VAPEUR 

TEMP SG/HR 
c 
198 14 
191 32 
191 32 
191 41 
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PRIHE MOYERS 


MOTEURS PRIMAIRES 


YEAR AND 


MANUFACTURER TYPE THROTTLE 


ANNEE ET 
PABRICANTS 


1959 BA 


TYPE SOUPAPE 


B 


KPA c 


1276 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL —- GAZ NATUREL 


399 84 
399 91 
339 136 
399 186 


1957 GE 


cD 


4137 399 


RPA CAPACITY 


T/MN CAPACITE 


192 8000 


3600 


KW 


600 


21 960 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - LESSIVE DE PATE EPUISEE 


399 374 
399 374 
399 374 
327 52 
SZ. 52 
327 52 
399 125 


1966 
1967 


GE 
GE 


BE 
BE 


5481 
5481 


399 
399 


3600 
3600 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - COKE DE PETROLE 


203 15 
203 15 
203 17 


1964 CGE 


B 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - 


541 1156 1983 HITA C 
541 1156 1983 HITA C 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - 
541 930 1970 AEI c 
541 2301973 AEL Cc 
541 1179 1976 ACGE C 
541 1179 1976 ACGE C 
541 #1179 1977 ACGE C 
541 1179 1980 ACGE C 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL 
482 283 1956 AVIC 6C 
482 283 1958 MVIC C 
541 460 1962 AEI Cc 
541 930 1967 AEI c 


1551 203 


GAZ NATUREL 


16203 
16203 


4600 


32 500 
32 500 


600 


541 3600 403 200 
541 3600 403 200 


CHARBON SOUSBITUMINEUX 


16203 538 
16203 538 
16203 538 
16203 538 
16203 538 
16203 $38 


3600 
3600 
3600 
3600 
3600 
3600 


300 
300 
375 
375 
375 
387 


000 
000 
000 
000 
000 
000 


CHARBON SOUSBITUMINEUX 


5861 482 
5861 482 
12411 538 
16203 538 


3600 
3600 
3600 
3600 


66 
66 
150 
300 


000 
000 
000 
000 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - CHARBON SOUSBITUMINEUX 


VAPEOR 
MAIN GENEBATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUXK 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
Kw 
1959 4aP 4150 600 
600 
600 
1957 GE 13800 21 960 
21 950 
21 960 
1967 GE 13800 32 500 
1967 GE 13800 32 500 
65 000 
65 000 
1964 CGE 2400 600 
600 
600 
1983 HITA 19000 403 200 
1983 HITA 19000 403 200 
806 400 
1970 EE 18500 300 000 
1973 EE 18500 300 000 
1976 EE 20000 400 000 
1976 EE 20000 400 000 
1977 EE 20000 400 000 
1980 AEI 209009 400 000 
2 200 000 
1956 MVIC 13800 66 000 
1958 MVIC 13800 66 000 
1962 MVIC 16500 150 000 
1967 ACGE 18500 300 000 
582 000 


3 588 400 


= 875— 


STEAS 
BOILERS PRIBE MOVERS 
CHAUDIERES SoTEURS PRIBAIRES 
YEAR AND STEAM YEAR AND 
MANOFACTURER KPA TEMP SG/HR MANUFACTURER TYPE THROTTLE RPM CAPACITY 
AHHEE ET VAPEUR ANWEE ET TYPE SOUPAPE 1/aN CAPACITE 
FPABRICANTS KPA TESP MG/HR FABRICANTS 
c KPA c KW 
@ESTERN CO-OPERATIVE FERTILIZER LTD 
MEDICINE HAT 1956 BW 3103 329 27 1956 GE BC 3103 329 4987 785 
LATITUDE 50 03 
LONGITUDE 110 40 
PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS COMBUSTIBLE PRINCIPAL ~ GAZ NATUREL 


ALBERTA, TOTAL 


BRITISH COLUMBIA - COLONBIE-BRITANNIQUE 


B C FOREST PRODUCTS LTD 


COWICHAN 1930 WS 1462 232 36 1915 ac E 1034 17 3600 750 
1968 CE 4826 441 36 1915 AC c 1379 17 3600 800 

LATITUDE 4B 53 1918 ac Cc 1379 17 3600 2 000 

LONGITUDE 124 13 1945 AC c 4137 441 3600 5 000 

PRINCIPAL FUEL - WOOD REFUSE COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DECHETS DE BOIS 

CROFTON 1958 CE 4757 399 113 «1981 HITA 8B 4137 399 3600 38 000 
1958 Pw 4757 399 91 

LATITUDE 48 52 1958 Fw 4757 399 91 

LONGITUDE ash Se 1964 CE 4757 399 113 
1964 FW 4757 399 136 
1975 BW 4757 399 127 
1978 Fu 4757 399 249 

PRINCIPAL FUEL - HEAVY FUEL OIL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - MAZOUT LOURD 

MACKENZIE 1972 BR 4137 410 156 46919739 WEST 4137 398 3600 20 000 
1972 CE 4137 410 181 

LATITUDE 55 20 

LONGITUDE 123 15 

PRINCIPAL FUEL - SPENT PULPING LIQUOR COMBUSTIBLE PRINCIPAL - LESSIVE DE PATE EPUISEE 

VICTORIA 1917 Bw 1172 260 11-1940 GE c 1207 232 3600 3 000 
1925 yUIW 1379 192 20 1950 AC c 1207 232 3600 1 500 

LATITUDE 48 25 1929 VUIH 1276 192 16 

LONGITUDE 123 22 1932 BW 3103 371 27 

PRINCIPAL FUEL - WOOD REFUSE COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DECHETS DE BOIS 

B C SUGAR 

VANCOUVER 1947 BYGH 3275 343 26 1947 WEST B 3275 343 3600 1 000 
1947 BWGM 3275 343 26 1947 WEST B 3275 343 3600 1 000 

LATITUDE 49 16 1974 PB B 3275 343 1800 3 000 

LONGITUDE 123 07 

PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 

BC TIMBER 

CELGAR PULP MILL 1960 CE 4137 399 114 81963 CGE (6 4137 399 3600 2 500 
1960 Fa 4137 399 129 

LATITUDE 5002 1963 BW 4137 399 95 


LONGITUDE 118 32 


PRINCIPAL FUEL - WOOD REFUSE COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DECHETS DE BOIS 


VAPEUR 
MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FPABRICANTS 
KW 
1956 GE 480 800 
820 
820 
599159725 
1915 AC 480 750 
1915 AC 480 800 
1918 AC 480 2 000 
1966 AC 4160 5 000 
8 550 


1981 HITA 13800 38 000 


38 090 


173 MITI 13600 20 000 


20 000 
1940 GE 4160 3 000 
1950 AC 600 1 500 
4 500 
71 050 
1947 WEST 2300 1 250 
1947 WEST 2300 1 250 
1974 CSE 2300 3 000 
5 590 
5 500 
1963 CGE 2300 2 500 
2 500 
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STEAM VAPEUR 
BOLLERS PRINE MOVERS MAIN GENERATORS 
CHAUDIERES MOTEURS PRIMAIRES GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND STEAM YEAR AND YEAR AND 
MANUFACTURER KPA TEMP MG/HR MANUFACTURER TYPE THROTTLE RPM CAPACITY MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VAPEUR ANNEE ET TYPE SOUPAPE T/SN CAPACITE ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
PABRICANTS KPA TEMP MG/HR FABRICANTS PABRICANTS 
Cc KPA c KW KW 
WATSON ISLAND 1950 PW 4137 399. 113 1950 woRT BE 4137 399 3600 7500 1950 EM 6900 7 500 
1950 PW 4137 399 113 1966 BBC BE 4137 399 3600 37 000 1966 BBC 13800 34 500 
LATITUDE 54 14 1966 BW 4137 399 295 
LONGITUDE 130 18 1966 BW 4137 399 240 
PRINCIPAL PUEL - SPENT PULPING LIQUOR COMBUSTIBLE PRINCIPAL - LESSIVE DE PATE EPUISEE 42 000 
44 590 


BRITISH COLUMBIA HYDRO & POWER AUTH 


BURRARD 1962 CB 12755 543 476 1962 AEIL (e 12411 538 3600 150 000 1962 AEI 16500 150 000 
1963 CB 12755 543 476 1963 AEL (e 12411 538 3600 150 000 1963 AEI 16500 150 000 
LATITUDE 49 17 1965 CE 12755 543 476 1965 AEI c 12411 538 3600 150 000 1965 AEL 16500 150 000 
LONGITUDE i22no2 1967 CE 12755 543 476 1967 AEI c 12411 538 3600 150 000 1967 AEI 16500 150 000 
1968 CE 12755 543 476 1968 ACGE C 12411 538 3600 150 000 1968 ACGE 16500 150 000 
1975 CE 12755 543 476 1975 EE (e 12411 538 3600 162 500 1975 EE 16500 162 500 
PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 912 500 
912 500 
CANADIAN FOREST PRODUCTS LTD 
PORT MELLON 1947 CE 2758 288 34 1928 WEST BP 2758 288 3600 1 500 1928 WEST 2300 1 500 
1956 CE 2758 288 35 1947 WEST C 2758 288 3600 3 000 1947 WEST 2300 3 000 
LATITUDE 49 32 1962 Bu 2758 288 100 
LONGITUDE Py 740) 1962 Bu 2758 288 100 
1965 CE 2758 288 100 
PRINCIPAL FUEL - SPENT PULPING LIQUOR COMBUSTIBLE PRINCIPAL - LESSIVE DE PATE EPUISEE 4 500 
4 590 
CABIBOO PULP & PAPER CO 
QUESNEL 1972 Bu 4137 Bao 232 1972 TOBA 8B 4137 399 3600 28 000 1972 TOBA 13800 28 000 
1972 Fa 4137 3399 218 
LATITUDE 52 59 1972 FW 4137 399 59 
LONGITUDE 122 30 1981 ZURN 4137 339 113 
PRINCIPAL FUEL - SPENT PULPING LIQUOR COMBUSTIBLE PRINCIPAL - LESSIVE DE PATE EPUISEE 28 000 
28 000 
CRESTBROOK PULP & PAPER LTD 
SKOOK UMNCHUCK 1968 MITI 4137 421 91 1968 MITI B 4137 421 3600 15 000 1968 SITI 13800 15 000 
1968 MITI 4137 421 113 
LATITUDE 49 49 
LONGITUDE 115 44 
PRINCIPAL FUEL - BATURAL GAS COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ HATUREL 15 000 
15 000 
CROWN FOREST INDUSTRIES LTD 
CAMPBELL RIVER 1952 CE 4137 371 45 1964 WEST B 4137 371 5000 800 1964 CGE 250 800 
1952 CE 4137 371 45 1965 CGE B 4137 371 5500 3 255 1965 CGE 250 3 (255. 
LATITUDE 50 04 1963 BUGH 4137 371 77 #1981 WEST BE 4137 371 3600 25 000 1981 AITI 13800 25 000 
LONGITUDE 125 17 1966 Bu 4137 371 181 
1979 BS 4137 371 181 
PRINCIPAL FUEL - WOOD REFUSE COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DECHETS DE BOIS 29 055 
KELOWNA 1950 BY 1496 232 14 «#41954 GE c 1034 260 3600 2 000 1954 GE 2300 2 000 
1956 BYGH 1999 213 23 +1961 ac c 2758 371 3600 3 500 1961 ac 2300 3 500 
LATITUDE 49 53. 1963 BUGH 2758 371 27 +1963 GE c 1620 316 3600 1 000 1963 GE 2300 1 000 
LONGITUDE 119 29 
PRINCIPAL FUEL - WOOD REFUSE COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DECHETS DE BOIS 6 590 


355555 


STEAM 
BOILERS 
CHAUDIERES 
YEAR AND 
MANUFACTURER KPA 
ANNEE ET 
FABRICANTS KPA 
EVANS PRODUCTS CO LTD 
GOLDEN 1966 BWGM 4826 
LATITUDE 51 18 
LONGITUDE 116 58 
PRINCIPAL FUEL - OOD REFUSE 
MACMILLAN BLOEDEL LTD 
HARMAC 1950 CE 4137 
1950 CE 4137 
LATITUDE 49 10 1950 CE 4137 
LONGITUDE 123 56 1953 CE 4137 
1953. CE 4137 
1963 BW 4137 
1965 CE 4309 
PRINCIPAL FUEL - SPENT PULPING LIQUOR 
PORT ALBERNI 1947 CE 4137 
1956 CE 4137 
LATITUDE 49 14 1956 CE 4137 
LONGITUDE 124 48 1956 CE 4137 
1956 BW 4137 
1963. Bw 4137 
1978 CE 4137 
PRINCIPAL FUEL - SPENT PULPING LIQUOR 
POWELL RIVER 1951 BW 4137 
1958 FW 4137 
LATITUDE 49 52 1964 Bw 4137 
LONGITUDE 124 33 1967 CE 6205 
1968 CE 6378 
PRINCIPAL FUEL - HEAVY FUEL OIL 
NORTHWOOD PULP & TIMBER LTD 
FRASER FLATS 1966 FW 4482 
1966 CE 4482 
LATITUDE 54 00 1968 wWISC 4482 
LONGITUDE 123 00 1981 CE 4482 
1981 CE 4482 
PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 
TAHSIS COMPANY LTD 
GOLD RIVER 1967 FW 4137 
1967 CE 4137 
LATITUDE 47 41 
LONGITUDE 126 07 
PRINCIPAL PUEL - BIOMASS 


STEAM 
TEMP 
VAPEUR 
TEMP 


& 


399 


399 
399 
339 
399 
399 
399 
399 


399 
399 
399 
399 
399 
399 
399 


427 
427 
427 
496 
444 


399 
399 
385 
399 
399 


400 
400 


PRIME 
MOTEU 


YEAR 

MANUP 
ANNEE 
FABRI 


MG/HR 


MG/HR 


36 ©1946 


MOVERS 
RS PRIMAIRES 


AND 
ACTURER TYPE THROTTLE 


ET TYPE SOUPAPE 


CANTS 
KPA Cc 
2586 


PARS C 371 


BPM CAPACITY 


T/MN CAPACITE 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DECHETS DE BOIS 


270951953 
50 1963 
237) 1963 
39 
64 
147 
113 
COMBUSTIBLE 
40 1963 
69 
82 
82 
109 
98 
136 
COMBUSTIBLE 
638 1951 
68 1967 
91 
181 
171 
COMBUSTIBLE 
204 1973 
227 +1981 
45 
227 
235 
COMBUSTIBLE 
136 1966 
181 1982 
COMBUSTIBLE 


CGE BE 2241 371 
PARS C 1034 293 
CGE B 4137 399 


KW 
3600 7 500 
4700 1 250 
3600 4 000 
3600 31 500 


PRINCIPAL - LESSIVE DE PATE EPUISEE 


GE BE 4137 399 


3600 28 000 


PRINCIPAL - LESSIVE DE PATE EPUISEE 


3792 
6205 


BBC 
CGE 


BE 
BE 


413 
496 


PRINCIPAL - MAZOUT LOURD 


4378 
4378 


SLAV 
SLAV 


BE 
BE 


399 
399 


PRINCIPAL - GAZ NATUREL 


4138 
4138 


400 
400 


PARBS C 
SLAY B 


PRINCIPAL - BIO-SASSE 


3000 12 500 
3600 36 000 
3600 28 800 
3600 28 000 
3600 1 500 
3600 27 964 


VAPEUR 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTORER VOLTS CAPACITIY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1946 PARS 4160 7 500 
7 500 
7 500 
1953 CGE 600 1 250 
1963 PARS 2300 000 
1963 CGE 13800 31 500 
36 750 
1963 CGE 12400 26 000 
26 000 
1951 BBC 6600 10 500 
1967 CGE 13800 36 000 
46 500 
109 250 
1973 SLAY 13800 28 800 
1981 SLAV 14100 28 000 
56 800 
56 800 
1966 PARS 2300 1 500 
1982 SLAV 13800 27 964 
29 464 


29 464 


STEAM 
BOILERS 
CHAUDIERES 
YEAR AND 
MANUFACTURER 
ANNEE ET 
FABRICANTS 

WELDWOOD OF CANADA LTD 

FLAVELLE CEDAR DIV 1964 BWGA 

LATITUDE 49 17 

LONGITUDE 122 51 


PRINCIPAL FUEL - WOOD REFUSE 


WESTCOAST TRANSHISSION CO LTD 


TAYLOR 1957 VUIW 
1957 VULW 
LATITUDE 56 10 1957 vor 
LONGITUDE 120 41 1957 VolW 
PRINCIPAL FUEL - NATUBAL GAS 
WESTERN PULP LTD PARTNERSHIP 
PORT ALICE 1949 CE 
1952 CE 
LATITUDE 50 23 1958 Bu 
LONGITUDE 427 27 1976 CE 
PRINCIPAL FUEL - HEAVY FUEL OIL 
wWOODFIBRE 1961 BW 
1965 Bu 
LATITUDE 49 40 1966 BW 
LONGITUDE 123 15 1975 TR 
1981 ZORN 
PRINCIPAL FUEL - HEAVY FUEL OIL 
WEYERHAEUSER CANADA LTD 
KAMLOOPS 1965 CE 
1965 BW 
LATITUDE 50 40 1965 BW 
LONGITUDE 120 19 1972 Bu 
1972 FW 
1972 FW 


PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 


KPA 


KPA 


4137 


2896 
2896 
2896 
2896 


4137 
8137 
4137 
4137 


3861 
3861 
3861 
2068 
3861 


4137 
4137 
4137 
4137 
4137 
4137 


STEAM 
TEAP 


VAPEUR 
TEMP 


c 


385 


293 
293 
293 
293 


385 
385 
385 
385 


399 
399 
385 
214 
399 


399 
399 
399 
399 
399 
399 
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PRISE MOVERS 


MOTEURS PRISAIRES 


YEAR AND 
SG/HR MANUFACTURER TYPE THROTTLE RPK CAPACITY 
ANNEE ET TYPE SOUPAPE T/MN CAPACITE 
MG/HR FABRICANTS 
KPA cS Ku 
S6ee 1915 GE c 1034 204 3600 3 000 
1941 GE cD 4137 385 3600 3 500 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DECHETS DE BOIS 
68 1957 GE B 2758 288 5500 2 500 
68 1957 GE CE 2758 288 5500 2900 
68 1957 GE CE 2758 288 5500 2 500 
68 
CONBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 
84 1942 AC c 1103 210 3600 3 200 
8&8 1947 CGE cD 4137 385 3600 6 000 
75 1949 ELLI' B 4137 385 3600 3 500 
215 1949 ELLI B 4137 385 3600 3 500 
1976 CGE B 4137 385 3600 16 600 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL —- MAZOUT LOURD 
59 19487 ELLI B 3792 385 3600 2 000 
91° 1947 ELLI B 3792 385 3600 2 000 
79 «1961 CGE (S 3792 385 3600 3 300 
91 
113 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - MAZOUT LOURD 
64 1972 SLAV B 4137 399 3600 27 000 
2iee 1972) SLAV 8B 4137 399 3600 14 000 
27 
304 
227 
227 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 


BRITISH COLUMBIA - TOTAL - COLOABIE-BRITANNIQUE 


CANADA, TOTAL 


VAPEUR 
HAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1915 GE 480 3 000 
1941 GE 4160 3 500 
6 500 
6 500 
1957 GE 4160 2 500 
1957 GE 4160 2 500 
1957 GE 4160 2 500 
7 500 
7 500 
1942 AC 2300 3 200 
1947 CGE 2300 6 000 
1949 ELLI 2300 3 500 
1949 ELLI 2300 3 500 
1976 CGE 13800 16 600 
32 8)9 
1947 ELLI 4160 2 000 
1947 ELLI 4160 2 000 
1961 CSE 4160 3 000 
7 090 
39 890 
1972 SLAV 13800 27 000 
1972 SLAV 13800 14 000 
41 000 
41 000 
71414 419 
37 274 923 


INTERNAL COMBUSTION 


COMBUSTION INTERNE 


INTERNAL COMBUSTION 


PRISE MOVERS 


MOTEURBS PRINAIRES 


NEWFOUNDLAND — TERRE-NEUVE 


IRON ORE COMPANY OF CANADA 


LABRADOR CITY 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


MOBILE RAIL CAR 12 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


MOBILE RAIL CAR 13 


52 55 
66 52 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


NEWFOUNDLAND & LABRADOR HYDEO 


BLACK TICKLE 


53 26 
55 45 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


BURGEO 
LATITUDE 47 36 
LONGITUDE 57 34 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


CARTWRIGHT 
LATITUDE 53 43 
LONGITUDE 57 00 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


CHANGE ISLANDS 


49 40 
S4 24 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


CHARLOTTETOWN 
LATITUDE 52 40 
LONGITUDE 56 10 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


CROQUE 
LATITUDE =i) Ur 
LONGITUDE 55 48 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


YEAR AND 

MANUPACTORER TYPE CYCLE SUPERCHARGED CYLINDERS RPM 

ANNEE ET TYPE CYCLE SURALIBENTE CYLINDRES 

FABRICANTS 

1962 GN D 2 YES 16 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 

1956 GH D 2 YES 16 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 

1962 GA D 74 YES 16 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL —- DIESEL 

1978 CaT D 4 YES 6 

1978 cat D 4 YES 6 

1978 cat D 4 YES 6 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 

1970 LB D 4 YES 8 

1970 LB D 4 YES 8 

1970 LB D 4 YES 16 

1971 RPAX D 4 YES 8 

1973 DD D 2 YES 16 

1981 CAT D 4 YES 16 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 

1975 caT D 4 YES 6 

1978 CAT D 4 YES 6 

1973 CAT D 4 YES 6 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 

1973 DEUZ D 4 No 8 

1980 CAT D 4 YES 6 

1980 CAT D 4 YES 6 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 

1971 DEUZ D 4 NO 6 

1975 CaT D 4 YES 6 

1978 CAT D 4 YES 6 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 

1965 CUEN D 4 NO 6 

1971 DEUZ D 4 NO 6 

oi78 DEUZ D 4 NO 4 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 


T/AN 


720 


720 


720 


1800 
1800 
1200 


720 
720 
720 
720 
1800 
1200 


1200 
1200 
1800 


1800 
1200 
1200 


1800 
1800 
1800 


1800 
1800 
1800 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


1 074 


1 074 


1 074 


269 
269 
399 


608 
608 


325 
955 


399 
399 
269 


131 


399 


75 
172 
172 


15 


4g 


COMBUSTION INTERNE 


MAIN GENERATORS 


GENERATEUORS PRINCIPAUXL 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1962 GM 4160 1 000 
1 °000 
1956 GA 4160 1 000 
1 000 
1962 GS 4160 1 000 
1 000 
3 000 
1978 BBC 600 250 
1978 BBC 600 250 
1978 BBC 600 300 
890 
1970 TA 4160 500 
1970 TA 4160 500 
1970 TA 4160 1 000 
1971 TA 4160 1 000 
1978 ELPR 4160 920 
1981 BBC 4160 850 
4 770 
1975 BBC 600 300 
1978 KATO 600 300 
1978 TA 600 250 
850 
1973 TA 600 100 
1980 LSOM 600 300 
1980 LSOoMm 600 300 
700 
NY TA 600 60 
1975 TA 600 136 
1978 BBC 600 136 
BZ 
1965 TA 600 60 
ADT t TA 600 60 
1971 TA 600 40 
160 


INTERNAL COMBUSTION 


DAVIS INLET 


LATITUDE 
LONGITUDE 


$5 50 
60 50 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


FLOWERS COVE 


LATITUDE 
LONGITUDE 


51 18 
56 44 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


FOGO 
LATITUDE 49 43 
LONGITUDE 54 17 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


FOX HARBOUR 


52 18 
55 48 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


FRANCOIS 
LATITUDE 47 34 
LONGITUDE 56 4a 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


GOOSE BAY NORTH 


53 19 
60 24 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


GRAND BRUIT 


LATITUDE 
LONGITUDE 


47 41 
58 14 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


GRANDOIS 
LATITUDE 51 06 
LONGITUDE 55 45 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


GREY RIVER 
LATITUDE 47 35 
LONGITUDE 57 06 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


PRIME MOVERS 


MOTEURS PRIMALRES 


YEAR AND 
BSANUPACTURER TYPE 
ANNEE ET TYPE 
FABRICANTS 

1970 CcaT D 
17S, CaT D 
1975 caT D 
1970 CAT D 
1972 CAT D 
1973 CAT D 
1975 CAT D 
1975 caT D 
1975 CAT D 
1975 CAT D 
1975 CAT D 
1975 CAT D 
1978 CAT D 
1980 CAT D 
1980 CAT D 
1980 CAT D 
1974 CAT D 
1978 cat D 
1978 CAT D 
1980 cat D 
1971 CUEN D 
1980 CcaT D 
1980 CUEN D 
1952 MDE D 
1952 MDE D 
1952 ADE D 
1952 ADE D 
1958 GA D 
1968 GS D 
1969 GA D 
1974 GA D 
1970 DEUZ D 
1970 DEUZ D 
1973 DEUZ D 
1971 DEUZ D 
1971 DEUZ D 
1971 DEUZ D 
1970 Cat D 
1975 CAT D 
1975 CAT D 
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CYCLE SUPE RCHARGED 
CYCLE SURALIMENTE 
4 L Te) 
4 YES 
4 YES 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


YES 
YES 
YES 
YES 


eect 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


YES 
YES 
YES 
YES 
YES 
YES 
YES 
YES 
YES 


fFeeeree ere 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


YES 
YES 
YES 
YES 


eeee 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


YES 
YES 
YES 


eee 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


YES 
YES 
YES 
YES 
YES 
YES 
YES 
NO 


NNN SEE 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


4 No 
4 NO 
4 WO 


Fen 
- 
oO 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


wo 
YES 
YES 


Hee 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


CYLINDERS 


CYLINDRES 


nag 


- DIESEL 


12 
12 
16 
16 


~- DIESEL 


- DIESEL 


DADAM 


- DIESEL 


ana 


- DIESEL 


- DIESEL 


nee 


- DIESEL 


e$eo 


- DIESEL 


Aa 


- DIESEL 


RPA 


T/HN 


1800 
1800 
1800 


1200 
1200 
1200 
1200 


1200 
1200 
1200 
1200 
1200 
1200 
1200 
1200 
1200 


1800 
1800 
1800 
1800 


1800 
1800 
1800 


360 
360 
360 
360 
720 
900 
900 
900 


1800 
1800 
1800 


1800 
1800 
1800 


1800 
1800 
1800 


CAPACITY 


CAPACITE 


NNN = 


KW 


75 
172 
172 


642 
642 
082 
082 


SINS) 
399 
399 
399 
399 
895 
324 
081 
081 


242 
172 
172 

90 


104 
186 
224 


850 
850 
850 
850 
O74 
686 
686 
686 


49 
49 
7S 


75 


49 


75 
172 
172 


COMBUSTION INTERNE 


MAIN GENERATORS 


GENERATEUKS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1970 TA 600 60 
1975 TA 600 136 
1975 TA 600 136 
332 
1970 TA 600 600 
1972 TA 600 600 
1973 TA 600 700 
1975 TA 600 800 
2 700 
1975 GE 600 300 
1975 CANR 600 300 
1975 CANR 600 300 
1975 BBC 600 300 
1975 BBC 600 300 
1978 CANR 600 670 
1980 BBC 600 300 
1980 KATO 4160 850 
1980 KATO 4160 850 
4 170 
1974 TA 600 220 
1978 BBC 600 136 
1978 BBC 600 136 
19380 TA 600 75 
557 
1971 ONAN 600 100 
1980 BBC 600 ie) 
1980 ONAN 600 200 
475 
1952 CGE 4160 750 
1952 CGE 4160 750 
1952 CGE 4160 750 
1952 CSE 4160 750 
1958 GS 4160 1 000 
1968 Gu 4160 2 500 
1969 GH 4160 2 600 
1974 GM 4160 2 600 
11 700 
1970 TA 600 40 
1970 TA 600 40 
USTs TA 600 60 
140 
1971 TA 600 60 
1971 TA 600 40 
1971 TA 600 40 
180 
1970 TA 600 60 
1975 TA 600 136 
1975 TA 600 136 
332 


INTERNAL COMBUSTION 


COMBUSTION INTERNE 


PRIME MOVERS MAIN GENERATORS 


MOTEURS PRIMAIRES GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND YEAR AND 
MANUFACTURER TYPE CYCLE SUPERCHARGED CYLINDERS RPM CAPACITY MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET TYPE CYCLE SUBRALIMENTE CYLINDRES T/MN CAPACITE ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS PABRICANTS 
KW KW 
HARBOUR DEEP 1974 CAT D 4 YES 6 1800 269 1974 TA 600 250 
1975 Cat D 4 YES 6 1800 2hre 1975 TA 600 136 
LATITUDE DU rZ2 1979 CAT D 4 YES 6 1800 172 1979 BBC 600 136 
LONGITUDE 56 31 1980 CAT D 4 YES 6 1800 172 1980 LSOM 600 136 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL — DIESEL 658 
HAWKES BAY 1971 GM D 2 No 20 900 2 954 1971 GM 4160 2 500 
1971 GM D 2 NO 20 900 2 954 1972 GA 4160 2 500 
LATITUDE 50 36 
LONGITUDE 57 10 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 5 000 
HOPEDALE 1973 CAT D 4 YES 6 1800 224 1973 STAM 600 182 
1978 CAT D 4 YES 6 1800 224 1980 CAT 600 200 
LATITUDE 55930 1984 CAT D 4 YES 6 1800 269 19384 LSOS 269 250 
LONGITUDE 60 15 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 632 
L' ANSE AU LOUP 1974 CAT D 4 YES 12 1200 642 1974 TA 4160 600 
1974 CAT D 4 YES 42 1200 642 1974 TA 4160 600 
LATITUDE 51 30 1976 CAT D 4 YES 16 1200 1 082 1976 TA 4160 800 
LONGITUDE 56 50 1984 CAT D 4 YES 16 1800 1 200 1984 KATO 4160 1 100 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PEINCIPAL - DIESEL 3 100 
LA POILE 1975 DEUZ D 4 NO 4 1800 49 1975 TA 600 40 
1975 DEUZ D 4 NO 6 1800 75 97S TA 600 60 
LATITUDE 47 41 1975 DEUZ D 4 NO 8 1800 131 1975 TA 600 100 
LONGITUDE 58 24 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 2090 
LITTLE BAY ISLANDS 1970 BUDA D 4 NO 6 720 131 1970 AC 208 100 
1975 CUEN D 4 NO 6 720 131 1975 MARA 208 100 
LATITUDE 49 39 1979 CaT D 4 YES 6 1200 325 1979 BBC 600 300 
LONGITUDE 55 47 1980 CAT D 4 YES 6 1200 325 1980 LSOM 600 300 
PRINCIPAL PUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 8)0 
MAIN BROOK 1970 DEUZ D 4 YES 12 1800 269 1970 TA 600 250 
1974 CAT D 4 YES 6 1800 269 1974 TA 600 250 
LATITUDE ot 41 1980 CAT D 4 YES 6 1800 269 1980 LSOM 600 250 
LONGITUDE 56 01 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 7150 
MAKKOVIK 1974 CAT D 4 YES 6 1800 269 1974 CAT 600 250 
1978 CAT D 4 YES 6 1800 269 1978 TA 600 250 
LATITUDE 55 05 1980 CaT D 4 YES 12 1800 496 1980 CAT 600 450 
LONGITUDE 59 11 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 950 
MARYS HARBOUR 1974 cat D 4 YES 6 1800 324 1974 GE 600 300 
1975 CAT D 4 YES 6 1800 269 1975 TA 600 250 
LATITUDE 52 18 1975 caT D 4 YES 6 1800 269 1975 TA 600 250 
LONGITUDE 55 50 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 8)0 
ACCALLUM 1975 CcaT D 4 YES 6 1800 172 1975 TA 600 136 
1975 CaT D 4 YES 6 1800 172 1975 TA 600 136 
LATITUDE 47 37 1975 CAT D 4 nO 6 1800 75 1975 TA 600 60 
LONGITUDE 56 14 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 332 


INTERNAL COMBUSTION 


PRIME MOVERS 


MOTEURS PRIMAIRES 
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COMBUSTION INTERNE 


MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND YEAR AND 
MANUFACTURER TYPE CYCLE SUPERCHARGED CYLINDERS RPM CAPACITY MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET TYPE CYCLE SUBALIMENTE CYLINDRES T/MN CAPACITE ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FA3RICANTS FABRICANTS 
KW KW 
MONKSTOWN 1970 CAT D 4 NO 6 1800 Us) 1970 TA 600 60 
1970 CAT D 4 NO 6 1800 49 1970 TA 600 60 
LATITUDE 47 34 1971 DEUZ D 4 NO 6 1800 49 1971 TA 600 40 
LCNGITUDE 54 26 
EBINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 160 
MUD LAKE 19:75 DEUZ D 4 NO 6 1800 Ys 1975 TA 600 60 
1980 CAT D 4 YES 4 1800 51 1980 CAT 600 50 
LATITUDE 53 18 1980 cat D 4 YES 4 1800 51 1980 CAT 600 50 
LCNGITUDE 60 10 
ERBINCIFAL FUEL —- DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 160 
NAIN 1974 Cat D 4 YES 6 1200 399 1974 TA 600 300 
1975 DD D 2 YES 16 1800 466 1975 KOHL 600 450 
LATITUDE 56933 1975 CAT D 4 YES 6 1200 599 1975 TA 600 300 
LONGITUDE 61 41 1975 CAT D 4 YES 6 1200 399 1975 TA 600 300 
ERINCIFAL FUEL —- DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 1 35.0 
PARADISE RIVER 1971 DEUZ D 4 NO 4 1800 49 1971 TA 600 40 
1971 DEUZ D 4 NO 4 1800 49 1971 TA 600 40 
LATITUDE 53.825 1971 DEUZ D 4 NO 6 1800 75 1971 TA 600 60 
LONGITUDE Sys Gie/ 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL —- DIESEL 140 
FETIT FOSTE 1971 DEUZ D 4 NO 6 1800 US: 1971 TA 600 60 
1971 DEUZ D 4 NO 6 1800 75 1971 TA 600 60 
LATITUDE 47 22 1980 CaT D 4 YES 6 1800 172 1980 BBC 600 136 
LONGITUDE 54 40 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 256 
PETITES 1974 DEUZ D 4 NO 8 1800 131 1974 TA 600 100 
1974 DEUZ D 4 NO 8 1800 131 1974 TA 600 100 
LATITUDE 47 37 1975 CUEN D 4 NO 4 1800 75 11975 TA 600 60 
LONGITUDE 58 36 
ERINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 260 
POND COVE 1978 DD D 2 YES 16 1800 1 (149 1978 ELPR 4160 920 
1981 CAT D 4 YES 16 1800 1 044 1981 BBC 4160 800 
LATITUDE 50 07 
LONGITUDE 56 50 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PKINCIPAL - DIESEL 1 720 
FORT HOPE SIMPSON 1974 CAT D 6 YES 6 1800 269 1974 TA 600 250 
1974 CAT D 6 YES 6 1800 269 1974 TA 600 250 
LATITUDE 52,533 1975 CAT D 4 YES 6 1800 172 1975 TA 600 136 
LONGITUDE 56 18 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 636 
POSTVILLE 1973 CAT D 4 YES 4 1800 90 1973 TA 208 75 
1973 CAT D 4 YES 4 1800 90 1973 TA 208 75 
LATITUDE 54 54 1976 cat D 4 YES 4 1800 90 1976 TA 208 75 
LONGITUDE 59 46 1980 CAT D 4 YES 4 1800 Sy 1980 TA 208 50 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL —- DIESEL 275 
RAMEA 1970 LB D 4 YES 8 720 322 1970 TA 600 300 
1970 LB D 4 YES 8 720 322 1970 TA 600 300 
LATITUDE 47 31 1972 LB D 4 YES 8 720 466 1972 TA 600 442 
LONGITUDE Sef a5) 1974 List D 4 YES 8 720 466 1974 TA 4160 426 
1977 LB D 4 YES 8 720 597 UD77 TA 4160 568 
1980 KPAX D 4 YES 8 720 12059 1980 CGE 4160 1 000 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 390316 


INTERNAL COMBUSTION 


RENCONTRE EAST 
LATITUDE 47 37 
LONGITUDE 55aa6 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


RIGOLET 

LATITUDE 54 12 
LONGITUDE 58 25 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
RODDICKTON 

LATITUDE 50 52 
LONGITUDE 56 08 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
SOUTH EAST BIGHT 
LATITUDE 47 23 
LONGITUDE 54 35 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
ST ANTHONY 

LATITUDE 51 22 
LONGITUDE D235) 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
ST BRENDANS 

LATITUDE 48 52 
LONGITUDE 53 40 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
WESTPORT 

LATITUDE 49 47 
LONGITUDE 56 40 
®RINCIPAL FUEL - DIESEL 
@ILLIAMS HARBOUR 
LATITUDE Di oS 
LONGITUDE 52 26 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


NEWFOUNDLAND LIGHT & POW 
AGUATHUNA 


LATITUDE 
LONGITUDE 


48 33 
58 46 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


PRISE MOVERS 


SOTEURS PRIMAIRES 


YEAR AND 
BANUPACTURER TYPE 
ANWEE ET TYPE 
FABRICANTS 

1974 CAT D 
1980 cat D 
1980 cat D 
1974 CAT D 
1974 cat D 
1980 CaT D 
1980 CAT D 
1975 RHL D 
1975 LIst D 
1975 DD D 
1977 BHL D 
1981 CAT D 
1974 DEUZ D 
1974 DEUZ D 
1974 DEUZ D 
1973 RPAX D 
1973 RPAX D 
1973 RPAX D 
1975 RPAX D 
1980 RPAX D 
1982 RPAX D 
1970 Cat D 
1974 CAT D 
1974 cat D 
1970 CAT D 
1974 CAT D 
1980 CAT D 
1980 CAT D 
1975 CAT D 
1975 cat D 
1980 DEUZ D 
ER CO LTD 

1962 HOWD D 
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CYCLE SUPE RCHABGED 
CYCLE SURALISENTE 
4 no 
4 YES 
4 YES 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


fees 
Zz 
° 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


u YES 
4 YES 
2 YES 
4 YES 
4 YES 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


eee 
=z 
°o 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


YES 
YES 
YES 
YES 
YES 
YES 


eerer ce 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


No 
YES 
YES 


eee 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


4 No 

4 YES 
a YES 
4 YES 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


YES 
YES 
NO 


eer 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


CYLINDERS 


CYLINDRES 


Da 


- DIESEL 


NnED 


- DIESEL 


- DIESEL 


aaa 


- DIESEL 


DNDDOOD® 


1 
1 


- DIESEL 


Dan 


- DIESEL 


ANAND 


- DIESEL 


Daa 


- DIESEL 


- DIESEL 


RPS 


T/MN 


1800 
1800 
1800 


1800 
1800 
1800 
1800 


720 
900 
1800 
720 
1800 


1800 
1800 
1800 


720 
720 
720 
720 
720 
720 


1800 
1800 
1800 


1800 
1800 
1800 
1800 


1800 
1800 
1800 


327 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


73 
172 
172 


269 

75 
131 
269 


1 074 
BEI 
496 


496 


tf) 
75 
75 


059 
059 
059 
059 
a) 
119 


en Oe a 


75 
269 
269 


LS) 
269 
269 
269 


172 
172 
75 


122311 


COMBUSTION INTERNE 


MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUPACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
PABRICANTS 
Kw 
1974 TA 600 60 
1980 BBC 600 136 
1980 BBC 600 136 
332 
1974 TA 600 250 
1974 TA 600 60 
1980 CAT 600 134 
1980 GE 600 250 
694 
1975 TA 4160 1 000 
1975 TA 2400 560 
1975 KOHL 600 450 
1977 TA 4160 1 000 
1981 cat 600 450 
3 450 
1974 TA 600 60 
1974 TA 600 60 
1974 TA 600 60 
180 
1973 TA 4160 1 000 
1973 TA 4160 1 000 
1973 TA 4160 1 000 
1975 TA 4160 1 000 
1980 GEE 4160 2 000 
1982 GEE 4160 2 000 
8 000 
1970 TA 600 60 
1974 TA 600 250 
1974 TA 600 250 
550 
1970 TA 600 60 
1974 TA 600 250 
1980 TA 600 250 
1980 TA 600 250 
810 
USIS TA 600 136 
1975 TA 600 136 
1980 TA 600 60 
332 
639751 
1962 HOWD 2400 1 200 


INTERNAL COMBUSTION 


PRIME MOVERS 


MOTEUBS PRIMAIRES 


YEAR AND 
MANUFACTURER TYPE 
ANNEE ET TYPE 
FABRICANTS 

MOBILE DIESEL PLANT 1 1973 CAT D 

LATITUDE 

LONGITUDE 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL 

MOBILE DIESEL PLANT 2 1976 CAT D 

LATITUDE 

LONGITUDE 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL 

PALMQUIST 1948 NOPO D 
1953 NOPO D 

LATITUDE 48 S57 1957 NGPO D 

LONGITUDE 54 34 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL 

PORT AUX BASQUES 1949 CAT D 
1954 CAT D 

LATITUDE 47 34 1957 CaT D 

LONGITUDE 59 09 1957 CAT D 
1964 CAT D 
1964 CAT D 
1969 GM D 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL 

PORT UNION 1946 CAT D 
1961 cat D 

LATITUDE 48 30 

LONGITUDE 53 05 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL 

SALT POND 1963 WORT D 
1964 WORT D 

LATITUDE 47 01 1964 WORT D 

LONGITUDE 55 11 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL 

ST JOHN'S 1953 NOBG D 

LATITUDE 47 34 

LONGITUDE 52 43 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


PRINCE EDWARD ISLAND - 


SUMMERSIDE TOWN OF 


ILE- DU-PRINCE-EDOUARD 


SUMMERSIDE 1940 FA D 
1940 Fa D 
LATITUDE 46 24 1941 FA D 
LONGITUDE 63 47 1947 FA D 
1950 FR D 
1960 NBD D 
1963 ABD D 
1983 MBBL D 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


CYCLE SUPERCHARGED CYLINDERS 

CYCLE SURALIMENTE CYLINDRBES 
4 YES 16 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIBSEL 

4 YES 16 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 

2 YES 7 

2 YES 7 

2 YES 7 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL —- DIESEL 
4 YES 6 

4 YES 12 

4 YES 12 

4 NO 12 

4 NO 12 

4 YES 6 

2 YES 20 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 
4 YES 12 

4 YES 12 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 
4 NO 6 

4 NO 6 

4 No 6 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 
2 No 8 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 

NEWFOUNDLAND —- TOTAL - 

2 HO 4 

2 Lie) 5 

2 nO 5 

2 NO 7 

2 YES 10 

4 YES 12 

4 YES 12 

4 YES 9 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 


RPM 


T/AN 


1800 


1800 


300 
300 
300 


1200 
1200 
1200 
1200 
1200 
1200 

900 


1200 
1200 


327 
327 
327 


225 


300 
300 
300 
300 
720 
450 
450 
600 


CAPACITY 


CAPACITE 


2 


enna 


Ki 


TS 


731 


283 
377 
377 
257 
272 
283 
686 


125 
559 


559 
SN 
559 


671 


TERRE-NEUVE 


224 
280 
280 
601 
194 
417 
417 
431 


COMBUSTION INTERNE 


MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1973 CANR 600 700 
700 
1976 BBC 600 670 
670 
1948 GE 2300 1 000 
1953 GE 2300 1 000 
1957 GE 2300 1 000 
3 000 
1949 GE 2400 250 
1954 GE 2400 350 
1957 GE 2400 350 
1957 GE 2400 209 
1964 GE 2400 250 
1964 GE 2400 250 
1969 GM 4160 2 500 
4 159 
1946 CAT 2400 990 
1961 CAT 2400 500 
590 
1963 EM 4160 500 
1963 EA 4160 500 
1963 EM 4160 500 
1 500 
1956 GE 6900 2 500 
2 500 
14 319 
81 070 
1940 PA 2400 200 
1940 FM 2400 250 
1941 Pu 2400 250 
1947 PA 2400 555 
1950 FH 4160 1 136 
1960 BREL 4160 2 250 
1963 BREL 4160 2 250 
1983 BREL 4160 4 285 
11 +136 
a1 136 
11 136 


PRINCE EDWARD ISLAND - TOTAL - ILE-DU-PRINCE-EDOUARD 


INTERNAL COMBUSTION 


PRIME MOVEBS 


MOTEURS PRIMAIRES 


COMBUSTION INTERNE 
MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND YEAR AND 
SANUPACTUKEER TYPE CYCLE SUPERCHARGED CYLINDERS R&P CAPACITY MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET TYPE CYCLE SURALIMENTE CYLINDRES T/MN CAPACITE ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS FABRICANTS 
KW KW 
NOVA SCOTIA —- NOUVELLE-ECOSSE 
BOWATEKS MERSEY PAPER CO LTD 
BROOKLYN 1962 DEW D 4 YES 8 600 SOT, 1962 EEC 2200 600 
LATITUDE 44 03 
LONGITUDE 64 42 
PRINCIPAL FUEL - LIGHT FUEL OIL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - MAZOUT LEGER 600 
600 
NOVA SCOTIA - TOTAL - NOUVELLE-ECOSSE 600 
NEW BRUNSWICK ~ NOUVEAU-BRUNSWICK 
MAINE-NEW BRUNSWICK ELEC POWER CO 
TINKER 1949 sL D 4 YES 8 360 1 074 1949 GE 2400 1 000 
LATITUDE 46 48 
LONGITUDE 67 43 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 1 000 
1 000 
NEW BRUNSWICK ELECTRIC POWER COMM 
GRAND MANAN 1963 MDz D 4 YES 8 720 700 1963 HS BI 4160 700 
1965 MDE D 4 YES 6 720 503 1965 HSBI 4160 530 
LATITUDE 4u 41 19607 MDE D 4 YES 8 720 712 1967 HSBI 4160 ale 
LONGITUDE 66 46 1969 KMAJ D 4 YES 3 514 955) 1969 HS BI 4160 896 
1974 DD D 2 YES 16 1800 1 063 1974 KATO 4160 1 000 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 3 838 
3 838 
NEW BRUNSWICK - TOTAL - NOUVEAU-BRUNSWICK 4 833 
YOEBEC 
FER ET TITANE DU QUEBEC INC 
HAVRE ST PIERRE 1963 Ga D 2 YES 16 720 1 007 1963 Gs 4160 1 000 
1965 GM D 2 YES 16 720 1 007 1963 GA 4160 1 000 
LATITUDE 50 15 1975 CAT D 4 YES 12 1800 601 1975 CAT 4160 500 
LONGITUDE 63 36 1975 cat D 4 YES 12 1800 601 1975 cat 4160 500 
1979 CAT D 4 YES 12 1800 362 1979 BBC 600 350 
PRINCIPAL FUEL - LIGHT FUEL OIL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - MAZOUT LEGER 35330 
34350 
HYDRO QUEBEC 
AKULIVIK 1981 Cat D 4 YES 6 1800 200 1981 BBC 600 as 
1981 CaT D 4 YES 6 1800 200 1981 BBC 600 175 
LATITUDE 60 48 1984 CAT D 4 yo 6 1800 302 1984 LIMA 600 250 
LONGITUDE 78 12 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 


690 


INTERNAL COMBUSTION 


PRIME MOVERS 


MOTEURS PRIMAIRES 


YEAR AND 
MANUFACTURER 
ANNEE ET 
FABRICANTS 

AUPALUK 1981 CAT 
1981 CAT 

LATITUDE 59 21 1984 CAT 

LONGITUDE 69 26 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL 

BLANC SABLON 1973 Cat 
1973 CAT 

LATITUDE Sip 25, 1974 cat 

LONGITUDE 57 12 1977 CAT 
19380 CAT 
1980 CAT 
1981 CcaT 
1984 CAT 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL 

ILE D* ENTREE 1974 CAT 
1975 CaT 

LATITUDE 47 17 DST, GS 

LONGITUDE 61 42 1973 CAT 
1979 GM 
1980 CAT 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL 

ILE-AUX-GRUES 1982 CaT 
1982 CAT 

LATITUDE 47 04 1984 cat 

LONGITUDE 70 33 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL 

ILES-DE-LA-MADELEINE 1968 DEUZ 
1968 DEUZ 

LATITUDE 47 22 1970 MA 

LONGITUDE 61 53 1971 MA 
1973 MA 
1974 MA 
1974 aLW 
1974 MLW 
1975 MLW 
1975 MLW 
1975 ALW 
1977 MA 
1977 MA 
1979 GMT 
1979 GMT 
1980 GST 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL 

INUKJUAK 1981 CAT 
1981 CAT 

LATITUDE 58 27 1984 CAT 

LONGITUDE 78 06 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL 

IVUJIVIK 1981 cat 
1981 CaT 

LATITUDE 62 24 

LONGITUDE Tg 55 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL 

JOHAN-BEETZ 1907 GA 
1974 GS 

LATITUDE S017, 1974 cat 

LONGITUDE 62 48 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


TYPE 


TYPE 


ovuvueovo70v ooD 


DoUuNuNnoye 


ooo 


ANNANNOOVTCTNUUHNHUNUNYUHNMN 


oug 


oUbdb 


eee 
«x 
is) 
n 


COMBUSTIBLE 


YES 
YES 
YES 
YES 
YES 
YES 
YES 
YES 


fSeeeercre 


COMBUSTIBLE 


eer eceet 
~< 
is) 
wn 


COMBUSTIBLE 


YES 
YES 
YES 


eee 


COMBUSTIBLE 


YES 
YES 
YES 
YES 
YES 
YES 
YES 
YES 


feerrrre Se ere rereeerse 


COMBUSTIBLE 


YES 
YES 
YES 


fre 


COMBUSTIBLE 


4 YES 
4 YES 


COMBUSTIBLE 


FNM 
=< 
bw 
“a 


COMBUSTIBLE 


- 99 - 


SUPERCHARGED 


SUBALIMENTE 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


CYLINDERS 


CYLINDRES 


Nan 


- DIESEL 


16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 


- DIESEL 


BNHDONHD 


- DIESEL 


16 
16 
8 


PRINCIPAL —- DIESEL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


- DIESEL 


8 
12 
12 


- DIESEL 


- DIESEL 


- DIESEL 


RPM 


T/aN 


1800 
1800 
1800 


1200 
1200 
1200 
1200 
1200 
1200 
1200 
1200 


1200 
1200 
1800 
1200 
1800 
1200 


1200 
1200 
1200 


600 
600 
400 
400 
400 
400 
900 
900 
900 
900 
900 
450 
450 
514 
514 
514 


1200 
1200 
1200 


1800 
1800 


1800 
1800 
1800 


CAPACITY 


CAPACITE 


SYN ODANMNNNNWWWWNhD 


KW 


865 
880 
940 
906 
906 
906 
906 
906 


179 
127 
224 
522 
481 
481 


906 
891 
481 


387 
387 
241 
241 
241 
241 
134 
134 
134 
134 
134 
200 
200 
311 
B4A 
311 


4381 
709 
636 


224 
224 


170 
290 
234 


COMBUSTION INTERWE 


MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
PABRICANTS 
KW 
1981 BBC 600 150 
1981 BBC 600 150 
1984 LIGA 600 250 
550 
1973 TA 4160 800 
1973 KATO 4160 800 
1974 TA 4160 800 
1977 TA 4160 800 
1980 BBC 4160 800 
1980 BBC 4160 800 
1981 TA 4160 800 
1984 BBC 4160 800 
6 490 
1974 GE 4160 175 
URI) CWES 600 115 
1977 BBC 600 200 
a7: GE 600 400 
1979 STEN 600 500 
1980 WEST 4160 350 
1 740 
1982 BBC 600 800 
1982 BBC 600 900 
1984 BBC 600 400 
2 1090 
1968 ss 4160 2200 
1968 SS 4160 2 270 
1970 ss 4160 3 072 
1971 ao) 4160 3 072 
1973 ss 4160 3 072 
1974 ss 4160 3 072 
1974 CANR 4160 2 035 
1974 CANR 4160 2 035 
1975 CANR 4160 2 035 
1975 CANR 4160 2 035 
1975 CANR 4160 2 035 
Wye/a/ Ss 4160 5 968 
1977 ss 4160 5 968 
TZ: ss 4160 6 800 
1979 ss 4160 6 800 
1980 SL 4160 6 800 
519, 339 
1981 BBC 600 400 
1981 BBC 600 600 
1984 LIMA 600 600 
1 600 
19381 BBC 600 175 
1981 BBC 600 185 
360 
1967 TA 4160 155 
1974 TA 4160 250 
1974 TA 4160 200 
605 


INTERWAL COMBUSTION 


KANGIQSUALUJJUAQ 
LATITUDE 58 41 
LONGITUDE 65 57 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


KANGIQSUJU AQ 
LATITUDE 61 36 
LONGITUDE 71 58 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


KANGIRSUK 
LATITUDE 60 01 
LONGITUDE 70 02 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


KUUJJUAQ 
LATITUDE 58 06 
LONGITUDE 68 24 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


LA ROMAINE 
LATITUDE 50 13 
LONGITUDE 60 41 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


LA TABATIERE 


LATITUDE 
LONGITUDE 


50 50 
58 58 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


NATASHQUAN 
LATITUDE 50 12 
LONGITUDE 61 50 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


PARENT 
LATITUDE 47 55 
LONGITUDE 74 37 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


PORT MENIER 


LATITUDE 
LONGITUDE 


49 41 
64 21 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


POSTE-DE-LA- BALE INE 


LATITUDE 
LONGITUDE 


50 17 
77=45 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


PRISE SOVERS 


MOTEURS PRIMAIRES 


YEAR AND 
MANOPACTORER 
ANNEE ET 
PABRICANTS 
1984 CAT 
1984 CAT 
1984 cat 
1981 CAT 
1981 CAT 
1982 cat 
1981 G& 
1981 CAT 
1984 CaT 
1975 CAT 
1978 CAT 
1980 CaT 
1979 CAT 
1979 CAT 
1979 CAT 
1982 CAT 
1975 CAT 
1978 CAT 
1978 CAT 
1980 CcaT 
1980 CAT 
1982 CAT 
1969 CAT 
1971 CAT 
1973 CAT 
1970 CAT 
1977 CAT 
1980 CAT 
1983 CAT 
1983 CAT 
1983 CAT 
1984 CAT 
1973 CaT 
1974 CaT 
1978 CAT 


TYPE 


TYPE 


o0oyN ovouoNo iH oi =) vuuoo0oND ocvu9s io) ovUD i i] ooo 


ovuNv 


= t00F= 


CYCLE SUPERCHARGED 
CYCLE SURALIAENTE 
4 YES 

a YES 

4 YES 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


YES 
YES 
YES 


eee 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


4 YES 
4 YES 
4 YES 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


YES 
YES 
YES 


foe 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


YES 
YES 
YES 
YES 


fees 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


YES 
YES 
YES 
YES 
YES 
YES 


eeeetre 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


eee 
=z 
Oo 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


$e ee 
< 
& 
“a 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


4 YES 
4 YES 
4 YES 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


4 YES 
4 YES 
4 YES 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


CYLINDERS 


CYLINDRES 


DAMN 


- DIESEL 


ann 


- DIESEL 


AnD 


- DIESEL 


16 
16 
16 


- DIESEL 


- DIESEL 


12 
16 
16 


- DIESEL 


- DIESEL 


16 
12 
16 


- DIESEL 


16 
16 
16 


- DIESEL 


1800 
1800 
1200 


1800 
1800 
1800 


1200 
1200 
1200 


1200 
1200 
1200 
1200 


1200 
1200 
1200 
1200 
1200 
1200 


1200 
1200 
1200 


1200 
1200 
1200 
1200 


1200 
1800 
1200 


1200 
1200 
1200 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


149 
310 
310 


221 
221 
448 


269 
269 
250 


906 
891 
891 


431 
642 
724 
847 


481 
906 
906 
906 
906 
821 


671 
906 
906 


587 
906 
906 
481 


865 
530 
865 


940 
906 
906 


COMBUSTION INTERNE 


MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FPABRICANTS 
KW 
1984 CAT 600 130 
1984 BBC 600 250 
1984 BBC 600 250 
630 
1981 LSOM 600 210 
1981 BBC 600 210 
1982 BBC 600 400 
820 
1981 BBC 600 250 
1981 BBC 600 250 
1984 LIMA 600 250 
750 
Lis) TA 4160 800 
1978 BBC 4160 800 
1980 BBC 4160 800 
2 4990 
LORS: TA 4160 400 
1979 BBC 4160 600 
1979 TA 4160 600 
1982 KATO 4160 800 
2 4)0 
1975 TA 4160 800 
1978 BBC 4160 800 
1978 BBC 4160 800 
1980 BBC 4160 800 
1980 BBC 4160 800 
1982 COEL 4160 700 
4 700 
1969 TA 4160 500 
1971 KATO 4160 800 
1973 TA 4160 800 
2 100 
1970 TA 2400 400 
1977 BBC 2400 8090 
1980 BBC 2400 800 
1983 KATO 2400 400 
2 400 
1983 KATO 4160 800 
1983 KATO 4160 500 
1984 BBC 4160 800 
2 100 
1973 TA 4160 800 
1974 TA 4160 800 
1978 BBC 4160 800 
2 400 


INTERNAL COMBUSTION 


PRIME MOVERS 


MOTEURS PRIMAIRES 


YEAR AND 
MANUFACTUGEE TYPE 
ANNEE ET Pas 
FABRICANTS 
PCVUNGNITUK 1981 CAT D 
1981 CAT D 
LATITUDE 60 02 1981 CAT D 
LONGITUDE 77417 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
VLUAQTAQ 1981 CAT D 
1981 CAT D 
LATITUDE 61 02 1981 CAT D 
LONGITUDE 6937 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
SAINT-AUGUSTIN 1970 CAT D 
1972 CAT D 
LATITUDE 51 14 1974 CAT D 
LONGITUDE 58 39 1980 CAT D 
1980 cat D 
ELINCIPAL FUEL - DIESEL 
SALLUIT 1981 cat D 
1952 CAT D 
LATITUDE 62 13 1982 CAT D 
LONGITUDE 75 39 
ERINCIFAL FUEL - DIESEL 
TASIUJAQ 1981 CAT D 
1981 CAT D 
LATITUDE 58 42 1981 CAT D 
LONGITUDE 69 56 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
IRCN OBE COMPANY OF CANADA 
MOBILE RAIL CAR 10 1956 GM D 
LATITUDE 54 48 
LCNGITUDE 66 49 
FRINCIPAL FUEL - DIESEL 
MOBILE RAIL CAR 11 1956 GM D 
LATITUDE 54 48 
LONGITUDE 66 49 
EBINCIPAL FUEL - DIESEL 
PRODUITS FORESTIERS MACLAREN INC 
DIVISION MINES GASPE 1953 FA D 
1954 FM D 
LATITUDE 48 58 1981 CAT D 
LONGITUDE 65 31 


ERINCIFAL FUEL - DIESEL 


1015 


CYCLE SUPERCHARGED CYLINDERS 

CYCLE SURALIMENTE CYLINDRES 
4 YES 8 

4 YES 12 

4 YES 6 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 
4 YES 6 

4 YES 8 

4 YES 8 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 
4 YES 8 

4 YES 8 

4 YES 12 

4 YES 16 

4 YES 16 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 

4 YES 8 

4 YES 8 

4 YES & 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 
4 YES 4 

4 YES 6 

4 YES 6 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 
2 YES 16 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 

2 YES 16 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 

rz NO 10 

2 NO 10 

4 YES 16 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 


QUEBEC, TOTAL 


RPM 


T/MN 


1200 
1200 
1800 


1800 
1800 
1800 


1200 
1200 
1200 
1200 
1200 


1200 
1200 
1200 


1800 
1800 
1800 


720 


720 


720 
720 
1200 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


481 
709 
310 


149 
298 
298 


481 
481 
642 
906 
906 


448 
448 
448 


101 
201 
201 


1 074 


1074 


1194 
1 $194 
1 007 


COMBUSTION INTERNE 
MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1981 TA 600 400 
1981 BBC 600 600 
1981 BBC 600 300 
1 300 
1981 BBC 600 135 
1981 BBC 600 265 
1982 LIMA 600 265 
665 
1970 COEL 4160 400 
1972 TA 4160 400 
1974 TA 4160 600 
1980 BBC 4160 800 
1980 BBC 4160 800 
3 000 
1981 BBC 600 400 
1982 BBC 600 400 
1982 CGE 600 400 
1 200 
1981 EM 600 90 
1981 BBC 600 175 
1981 BBC 600 175 
440 
100 599 
1956 GM 4160 1 000 
1 000 
1956 GM 4160 1 000 
1 000 
2 000 
1953 CWES 2400 1 000 
1954 GE 2400 1 000 
1981 BBC 2400 900 
2 900 
2 900 
108 849 


INTERNAL COMBUSTION 


PRIME MOVERS 


MOTEUKS PRIMAIBRES 


YEAR AND 


MANUFACTURER 


ANNEE ET 
FABRICANTS 


ONTARIO 


GANANOQUE LIGHT & POWER LTD 


STATION 6 1959 
1959 
LATITUDE 44 20 1967 
LONGITUDE 76 10 1967 
19738 


PKINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 


OKILLIA WATER LIGHT & POWER COMM 


ORILLIA 1947 
1948 

LATITUDE 44 37 

LONGITUDE Tazo 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


PEMBROKE HYDRO ELECTRIC COMM 


PEMBROKE 1929 
1949 

LATITUDE 45 49 

LONGITUDE 77 O07 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


MANITOBA 


FM 
Fa 


HUDSON BAY MINING & SMELTING CO LTD 


SNOW LAKE 1980 
1980 

LATITUDE 54 53 1980 

LONGITUDE 100 02 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


SPRUCE POINT 1980 

1980 
LATITUDE 54 35 1980 
LONGITUDE 100 25 1983 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


MANITOBA HYDRO 


BROCHET 1973 
1974 

LATITUDE Soe 1976 

LONGITUDE 101 40 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


CANR 
GA 
GA 


EE 
EE 
EE 
EE 


CAT 
CAT 
CAT 


DL PPE, 


LITPE 


Cow og 


vouoe 


— i) 


Ozer 


CYCLE SUPERCHARGED CYLINDERS 
CYCLE SURALIMENTE CYLINDRES 
4 YES 8 
4 YES 8 
4 YES 8 
4 YES 8 
4 YES 12 


RPM 


T/MN 


450 
450 
sou 
327 
1200 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 


2 YES 10 
2 YES 10 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL —- DIESEL 


2 YES 6 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 


ONTARIO, TOTAL 


4 YES 6 
4 YES 6 
4 YES 6 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL —- DIESEL 


YES 
YES 
YES 
YES 


Seece 
NADDN 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL —- DIESEL 


4 YES 6 
4 YES 6 
4 YES 6 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 


720 
720 


200 
720 


900 
1800 
1800 


1800 
1800 
1200 


CAPACITY 


CAPACITE 


2S ee 


q 
1 


KW 


492 
492 
492 
492 
597 


194 
194 


816 
597 


985 
112 
112 


628 
645 
985 
985 


163 
163 
280 


COMBUSTION INTERNE 


MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1959 BREL 4160 1 360 
1959 BREL 4160 1 360 
1967 WEST 4160 1 250 
1967 EE 4160 1 200 
1978 GE 4160 600 
eye MAS) 
Sy EO) 
1947 EM 2300 1 000 
1948 FM 2300 1 136 
2 136 
2 136 
1929 WEST 2500 930 
1949 AC 2500 680 
1 610 
1 610 
9 516 
1980 CANR 600 925 
1980 BBC 600 Zs) 
1980 EA 600 AS 
1075 
1980 TA 600 600 
1980 TA 600 600 
1980 TA 600 930 
1983 TA 600 930 
3 060 
4 135 
1973 TA 600 175 
1974 TA 600 175 
1976 caT 600 300 


INTERNAL COMBUSTION 


FORT CHURCHILL 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - 


GARDEN HILL 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - 


GOD*S LAKE NARROWS 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - 


GOD'S RIVER 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - 


GRANVILLE LAKE 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - 


LAC BROCHET 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - 


LITTLE GRAND RAPIDS 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - 


OXFORD HOUSE 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - 


PAUINGASSI 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - 


PIKWITONETL 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PKINCIPAL FUEL - 


PRIME MOVERS 


AOTEURS PHKIMAIRES 


YEAR AND 
MANUFACTURER 
ANNEE ET 
PABRICANTS 
1953 FA 
1959 Ps 
58 45 1961 GA 
94 10 1962 GA 
1963 FM 
1971 GM 
1971 Gu 
1974 MRBL 
DIESEL 
1970 cat 
1974 CAT 
5350 1979 CaT 
94 40 1979 CaT 
DIESEL 
1972 CaT 
1972 CAT 
54 32 1980 CAT 
94 25 1982 CAT 
DIESEL 
1979 Cat 
1979 CAT 
54 50 
94 O04 
DIESEL 
1974 DORM 
1974 DORN 
56 14 1979 DORN 
100 38 
DIESEL 
1981 CAT 
1981 CaT 
58 40 1981 CAT 
101 40 
DIESEL 
1976 CAT 
1976 CAT 
52 02 1984 DD 
95 30 
DIESEL 
1974 CAT 
1974 CAT 
54 57 1980 CAT 
95 16 
DIESEL 
1976 CAT 
1976 CAT 
52 10 1979 CAT 
95 30 1979 CAT 
DIESEL 
1974 cat 
1974 cat 
55 36 
97 10 


DIESEL 


TYPE 


TYPE 


eovvuoUuNeo 


vouy 


vovuy 


oov = =~) vouU io] oi =) 


yvouose 


FNNNNHNN 
~< 
i] 
n 


COMBUSTIBLE 


YES 
YES 
YES 
YES 


fers 


COMBUSTIBLE 


YES 
YES 
YES 
YES 


eece 


COMBUSTIBLE 


4 YES 
4 YES 


COMBUSTIBLE 


cece 
=z 
°o 


COMBUSTIBLE 


YES 
YES 
YES 


eee 


COMBUSTIBLE 


4 YES 
YES 
2 YES 


- 


COMBUSTIBLE 


YES 
YES 
YES 


eee 


COMBUSTIBLE 


YES 
YES 
YES 
YES 


eeee 


COMBUSTIBLE 


4 YES 
4 YES 


COMBUSTIBLE 


MY je 


SU PERCHABGED 


SURALIMENTE 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PBINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


CYLINDERS RPMS 


CYLINDRES 


10 
10 
16 
16 
10 
20 
16 

6 


- DIESEL 
6 
6 
12 
12 


- DIESEL 


NADH 


1 


- DIESEL 


- DIESEL 


eee 


- DIESEL 


Dann 


- DIESEL 


Oana 


- DIESEL 


6 
6 
12 


- DIESEL 


feece 


- DIESEL 


- DIESEL 


T/AN 


720 
720 
720 
720 
720 
900 
720 
600 


1200 
1200 
1200 
1200 


1200 
1200 
1200 
1200 


1800 
1800 


1200 
1200 
1200 


1800 
1800 
1800 


1800 
1800 
1800 


1200 
1200 
1200 


1800 
1800 
1800 
1800 


1800 
1800 


CAPACITY 


CAPACITE 


Nena ereae 


KW 


194 
194 
171 
171 
194 
686 
171 
4&7 


336 
336 
642 
642 


280 
280 
280 
466 


184 
184 


19 
19 
19 


163 
163 
163 


163 
163 
163 


280 
280 
466 


163 


COMBUSTION INTERNE 
MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
PABRICANTS 
KW 
1953 FM 4160 1 140 
1959 FM 4160 1 140 
1961 GE 2400 1 000 
1962 GM 2400 1 000 
1963 FM 4160 1 140 
1971 Ga 4160 2 500 
1971 GE 2400 1 000 
1974 BREL 4160 2 340 
11 260 
1970 TA 600 300 
1974 KATO 600 300 
1979 TA 600 500 
LES) KATO 600 500 
1 600 
1972 TA 600 300 
1972 TA 600 300 
1980 TA 600 300 
1982 KATO 600 500 
1 400 
1979 TA 600 175 
1979 TA 600 175 
350 
1974 GE 240 20 
1974 GE 240 20 
1979 GE 240 20 
60 
1981 TA 600 175 
1981 TA 600 175 
1981 BBC 600 175 
525 
1976 TA 600 175 
1976 TA 600 175 
1984 EM 600 175 
525 
1974 KATO 600 300 
1974 KATO 600 300 
1980 CGE 600 500 
1 100 
1976 TA 240 TD 
1976 TA 240 75 
1979 TA 240 a5) 
1979 TA 240 75 
300 
1976 TA 600 175 
1976 TA 600 WS 
350 


INTERNAL COMBUSTION 


POPLAR RIVER 


53 05 
97 18 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL PUEL - DIESEL 


PUKATAWAGAN 
LATITUDE 55 45 
LONGITUDE 101 19 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


RED SUCKER LAKE 


54 10 
SEWER 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


SHAMATTAWA 
LATITUDE Saeoe 
LONGITUDE 92 05 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


ST THERESA 
LATITUDE 53 50 
LONGITUDE 94 46 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


TADOULE LAKE 


58 40 
98 22 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


THE PAS 
LATITUDE 53 50 
LONGITUDE 107 15 


PRISE SOVERS 


AOTEURS PRIMAIRES 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


THICKET PORTAGE 


LATITUDE 
LONGITUDE 


SDD 
Ce Sit 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


WAASAGOMACH 
LATITUDE 53°55 
LONGITUDE 94 50 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


YEAR AND 
SBANUFACTURER TYPE 
ANNEE ET TYPE 
FABRICANTS 

1972 CAT D 
1976 cat D 
1977 CAT D 
1982 DD D 
1984 DD D 
1976 CAT D 
1976 CAT D 
1981 CAT D 
1973 CAT D 
1973 CaT D 
1983 CAT D 
1971 Cat D 
1975 CAT D 
TSS: CaT D 
1982 CAT D 
1982 CAT D 
1982 CAT D 
1982 CAT D 
1982 CAT D 
1954 GM D 
1958 GA D 
1959 MDE D 
1972 DD D 
1972 DD D 
1976 DD D 
1976 DD D 
1975 cat D 
1973S CAT D 
1979 CAT D 


= OE 


CYCLE SUPERCHARGED 
CYCLE SURALIMENTE 
4 YES 
4 YES 
4 YES 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


2 YES 
2 YES 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


YES 
YES 
YES 


eee 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


YES 
YES 
YES 


eee 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


4 YES 
4 YES 
4 YES 
4 YES 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


YES 
YES 
YES 
YES 


feet 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


YES 
YES 
YES 


£&Nybhv 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


YES 
YES 
YES 
YES 


Nw NwN 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


4 YES 
4 YES 
4 YES 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


MANITOBA, 


CYLINDERS 


CYLINDRES 


naan 


- DIESEL 


16 
16 


- DIESEL 


Ana 


- DIESEL 


DAaDN 


- DIESEL 


Dann 


- DIESEL 


- DIESEL 


eeece 


- DIESEL 


- DIESEL 


TOTAL 


1800 
1800 


1800 
1800 
1800 


1800 
1800 
1800 


1800 
1200 
1200 
1200 


1800 
1800 
1200 
1200 


720 
720 
720 


1800 
1800 
1800 
1800 


1200 
1200 
1200 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


163 
280 
163 


327 
Sn 


163 
163 
163 


163 
163 
163 


280 
280 


815 


298 


COMBUSTION INTERNE 
SAIN GENERATORS 


GENERATEORS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1972 TA 600 175 
1976 TA 600 300 
1977 TA 600 175 
650 
1982 TA 600 350 
1984 TA 600 350 
700 
1976 TA 600 175 
1976 TA 600 175 
1981 TA 600 175 
=f) 
1973 TA 600 175 
1973 TA 600 175 
1983 TA 600 175 
525 
1971 TA 600 175 
1975 TA 600 300 
1975 TA 600 300 
1982 CGE 600 500 
eS 
1982 TA 600 ae ASS 
1982 TA 600 175 
1982 TA 600 125 
1982 TA 600 125 
600 
1954 GE 2400 1 000 
1958 GA 2400 1 000 
1959 BREL 2400 750 
2 750 
1972 EM 600 75 
1972 EM 600 75 
1976 EM 600 75 
1976 EM 600 75 
390 
1975 TA 600 300 
1975 TA 600 300 
1979 TA 600 300 
990 
26 345 
30 430 


INTERNAL COMBUSTION 


PRIME MOVERS 


MOTEURS PRIMAIKES 


YEAK AND 
MANUFACTURER 
ANNEE ET 
FABRICANTS 

SASKATCHEWAN 

NORTH SASK ELECTRIC LTD 

BRABANT LAKE 1975 CAT 
1975 CAT 

LATITUDE 56 00 

LONGITUDE 103 43 


#RINCIPAL FUEL - DIESEL 


CAMSELL PORTAGE 1970 
1970 

LATITUDE 59 37 

LONGITUDE 109 15 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


DESCH AMNBEAULT 1972 
1978 

LATITUDE 54 55 1979 

LONGITUDE 103 22 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


FOND DU LAC 1976 
USF, 

LATITUDE So 1978 

LONGITUDE 107 12 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


HALL LAKE 1983 
1983 

LATITUDE 55 20 

LONGITUDE 105 30 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


KINOOSAO 1972 
1976 

LATITUDE 57 05 

LONGITUDE 102 01 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


SOUTHEND 1975 
1978 

LATITUDE bo) be) 1979 

LONGITUDE 103 14 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


STONY RAPIDS 1976 

1978 
LATITUDE 59 16 1981 
LONGITUDE 105 50 1981 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


WOLLASTON 1978 

1978 
LATITUDE 58 07 1981 
LONGITUDE 103 10 1981 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


CaT 
CAT 


CAT 
CAT 
CAT 


CaT 
cat 
caT 


caT 
CAT 


CAT 
CAT 


CaT 
CAT 
CAT 


cat 
CaT 
caT 
CcaT 


CAT 
cat 
caT 
caT 


TYPE 


TYPE 


oUuU9o 


oUo9 


uo000 =~} 


~~] 


CYCLE 


CYCLE 


4 YES 
4 YES 


COMBUSTIBLE 


4 NO 
4 YES 


COMBUSTIBLE 


YES 
YES 
YES 


eee 


COMBUSTIBLE 


YES 
YES 
YES 


eee 


COMBUSTIBLE 


4 YES 
4 YES 


COMBUSTIBLE 


4 NO 
4 YES 


COMBUSTIBLE 


YES 
YES 
YES 


eee 


COMBUSTIBLE 


YES 
YES 
YES 
YES 


e&eee 


COMBUSTIBLE 


YES 
YES 
YES 
YES 


eece 


COMBUSTIBLE 


105 <= 


SUPE RBCHARGED 


SUORALIMENTE 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


CYLINDERS 


CYLINDRES 


- DIESEL 


- DIESEL 


anand 


- DIESEL 


ann 


- DIESEL 


- DIESEL 


- DIESEL 


aonmo 


- DIESEL 


6 
8 
12 
12 


- DIESEL 
6 
8 
12 
12 


- DIESEL 


SASKATCHEWAN, TOTAL 


RPM 


T/MN 


1800 
1800 


1800 
1800 


1800 
1800 
1800 


1800 
1800 
1800 


1800 
1800 


1800 
1800 


1800 
1800 
1800 


1800 
1800 
1200 
1200 


1800 
1800 
1200 
1800 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


100 
100 


50 
75 


150 
250 
250 


250 
250 
250 


50 
50 


75 
100 


101 
254 
254 


254 
254 
642 
642 


254 
254 
642 
642 


COMBUSTION INTERNE 


MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANOPACTURER 
ANNEE ET 
PABRICANTS 
1969 TA 
1975 TA 
1970 TA 
1970 TA 
1972 TA 
1978 BBC 
1979 BBC 
1975 TA 
1976 TA 
OY BBC 
1983 TA 
1983 TA 
1970 TA 
1976 TA 
1975 TA 
1978 BBC 
1979 BBC 
1976 TA 
1978 BBC 
1981 BBC 
1981 BBC 
1978 TA 
1978 BBC 
1981 BBC 
1981 BBC 


VOLTS 


VOLTS 


240 
240 


240 
240 


240 
240 
240 


240 
240 
240 


240 
240 


240 
240 


240 
240 
240 


240 
240 
4160 
4160 


240 
240 
4160 
4160 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


100 
100 


INTERNAL COMBUSTION 


ALBERTA 


ALBERTA POWER LTD 


ALGAR MICROWAVE 


LATITUDE 
LONGITUDE 


56 05 
111 51 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


BERLAND MICKOWAVE 


LATITUDE 
LONGITUDE 


53) 39 
118 10 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


BUFFALO CREEK 


LATITUDE 
LONGITUDE 


56 30 
113 00 


PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 


CHIPEWYAN LAKE 


LATITUDE 
LONGITUDE 


56 56 
113 28 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


CKOW LAKE MICROWAVE 


LATITUDE 
LONGITUDE 


SE 
aAZ St 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


ECONOMY MICROWAVE 


LATITUDE 
LONGITUDE 


54 47 
118 13 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


FLAT TOP MOUNTAIN 


LATITUDE 
LONGITUDE 


55 09 
114 47 


PKINCIPAL FUEL - DIESEL 


FOGGY MOUNTAIN 


LATITUDE 
LONGITUDE 


58 36 
114 04 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


FORT CHIPEWYAN 


LATITUDE 
LONGITUDE 


58 43 
711 «09 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


PRIME MOVERS 


MOTEUKS PRIMAIRES 


106 4= 


YEAR AND 

MANUFACTURER TYPE CYCLE SUPERCHARGED 

ANNEE ET TYPE CYCLE SURALIMENTE 

FABRICANTS 

1984 DEUZ D 4 NO 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL 

19684 DEUZ D 4 No 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL 

1982 WHIT s 4 YES 

1982 WHIT s 4 YES 

1982 WHIT Ss 4 YES 

1982 WHIT s 4 YES 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL 

1984 VOLV D 4 YES 

1984 VOLV D 4 YES 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL 

1983 DEUZ D 4 NO 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL 

1982 DEUZ D 4 NO 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL 

1983 DEUZ D 4 NO 

1983 DEUZ D 4 NO 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL 

1983 DEUZ D 4 yO 

1983 DEUZ D 4 NO 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL 

1977 CAT D 4 YES 

1979 CAT D 4 YES 

1981 CAT D 4 YES 

1984 MEBL D 4 YES 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


CYLINDERS BPM 


CYLINDRES 


T/MN 
4 1800 
- DIESEL 
3 1800 
- DIESEL 
6 1200 
6 1200 
16 900 
16 900 


- GAZ NATUREL 


6 1800 

6 1800 
- DIESEL 

4 1800 
- DIESEL 

3 1800 
- DIESEL 

2 1800 
2 1800 
- DIESEL 

2 1800 

ze 1800 
- DIESEL 
12 1200 
12 1200 
16 1200 

8 900 
- DIESEL 


CAPACITY 


CAPACITE 


Kw 


Sd 


Z5) 


120 
120 


57 


31 


14 
4 


14 
14 


530 
604 
1 082 
561 


COMBUSTION INTERNE 


MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
PABRICANTS 
KW 
1984 STAM 240 30 
30 
1984 TA 240 20 
20 
1982 IE 4160 500 
1982 IE 4160 500 
1982 ELPR 4160 W250: 
1982 ELPR 4160 1 250 
3 500 
1984 STAM 208 100 
19384 STAA 208 100 
200 
1983 STAM 240 30 
30 
1982 STAN 240 20 
20 
1983 TA 240 10 
1983 TA 240 10 
20 
1983 TA 240 10 
1983 TA 240 10 
20 
1977 TA 2400 500 
1979 TA 2400 500 
1981 TA 4160 800 
1984 BREL 4160 1 085 


2 835 


INTERNAL COMBUSTION 


FORT MCMURRAY 


LATITUDE 
LONGITUDE 


56 46 
Atag23 


PRINCIPAL FUEL - 


FOX LAKE 


LATITUDE 
LONGITUDE 


58 25 
114 33 


PRINCIPAL FUEL - 


GARDEN CREEK 


LATITUDE 
LONGITUDE 


58 43 
Ley Sy 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


GREGOIRE MICROWAVE 


LATITUDE 
LONGITUDE 


56 19 
ee Sis3 


PRINCIPAL FUEL - 


INDIAN CABINS 


LATITUDE 
LONGITUDE 


5353 
ad O2 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


JASPER 
LATITUDE 52°53. 
LONGITUDE 118 05 


PRINCIPAL FUEL - 


JEAN D'OR PRAIRIE 


LATITUDE 
LONGITUDE 


58 23 
115 O04 


PRINCIPAL FUEL - 


MARIANNA LAKE 


LATITUDE 
LONGITUDE 


55 58 
112 00 


PRINCIPAL FUEL - 


MAYTOWER MICROWAVE 


LATITUDE 
LONGITUDE 


55 30 
112 21 


PRINCIPAL FUEL - 


MUSKEG MICROWAVE 


LATITUDE 
LONGITUDE 


54 00 
118 18 


PRINCIPAL FUEL - 


DIESEL 


DIESEL 


DIESEL 


DIESEL 


DIESEL 


PRISE MOVERS 


BOTEURS PRIMAIRES 


YEAR AND 
MANUFACTURER 
ANNEE ET 
FABRICANTS 
1966 CB 
1966 CB 
1968 CB 
1968 CB 
1974 FA 


NATURAL GAS 


1977 GA 
1977 Ga 
1982 CAT 
1983 Cat 
1983 CAT 


NATURAL GAS 


NATURAL GAS 


1982 DEUZ 
1976 DEUZ 
1984 DEUZ 
1974 WAUM 
1975 CB 
1975 CB 
Us7/5 WAUM 
1978 GH 
WTS) Gu 
1977 CAT 
1978 CAT 
1984 WAUM 
1984 DEUZ 
1984 DEUZ 


TYPE 


TYPE 


ounuovs 


i oI) 


TNNNN 


CYCLE 


CYCLE 


YES 
YES 
YES 
YES 
YES 


NSFSeee 


COMBUSTIBLE 


NN 
=z 
° 


COMBUSTIBLE 


4 YES 
4 YES 


COMBUSTIBLE 


4 NO 


COMBUSTIBLE 


4 NO 
4 NO 


COMBUSTIBLE 


YES 
YES 
YES 
YES 
YES 


NSESESE 


COMBUSTIBLE 


YES 
YES 


en 


COMBUSTIBLE 


4 NO 


4 NO 


COMBUSTIBLE 


4 NO 


COMBUSTIBLE 


4 NO 


COMBUSTIBLE 


eva 


SUPE RCHARGED 


SURBALINENTE 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


CYLINDERS 


CYLINDRES 


RPM 


T/MN 


32% 
327 
327 
327 
720 


- GAZ NATUREL 


12 
12 
6 


- DIESEL 


- DIESEL 


- DIESEL 


- DIESEL 


1800 
1800 
1800 


1800 
1800 


1800 


1800 
1800 


1200 
327 
327 

1200 
900 


- GAZ NATUREL 


1800 
1200 


- GAZ NATUREL 


- DIESEL 


- DIESEL 


- DIESEL 


1200 
1800 


1800 


1800 


CAPACITY 


CAPACITE 


NWN 


Rew ew 


KW 


279 
279 
760 
178 
148 


358 
358 
144 


149 
149 


57 


62 
65 


Ue 
193 
119 
119 
100 


213 
242 


109 
60 


57 


31 


MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER 
ANNEE ET 
PABRICANTS 
1966 EE 
1966 EE 
1968 BE 
1968 EE 
1974 Fs 
1977 EM 
1977 BBC 
1982 TA 
1983 TA 
1983 TA 
1982 STAM 
1976 STAM 
1984 STAM 
1974 TA 
1975 EE 
1975 EE 
HOTS TA 
1978 GM 
1975 TA 
1977 EM 
1978 PE 
1984 BBC 
1984 STAM 
1984 STAM 


VOLTS 


VOLTS 


4160 
4160 
4160 
4160 
4160 


480 
480 
480 


480 
480 


240 


208 
208 


4160 
4160 
4160 
4160 
4160 


480 
480 


2400 
480 


240 


240 


CAP 


CAP 


NWN a= 


Rea Wwe 


COMBUSTION INTERNE 


ACITY 


ACITE 

KW 
200 
200 
500 
000 
070 
9:79:70 


250 
250 
150 


650 


125 


125 


250 


30 


30 
50 


50 


100 


200 


30 


30 


20 


20 


INTERNAL COMBUSTION 


PEACE POINT 


LATITUDE 
LONGITUDE 


59 08 
112 26 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


PEERLESS LAKE 


56 40 
114 34 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


SIMONETTE MICROWAVE 


LATITUDE 
LONGITUDE 


54 19 
118 21 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


STEEN RIVER 


LATITUDE 
LONGITUDE 


59 35 
117 05 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


STEEN RIVER TOWN 


LATITUDE 
LONGITUDE 


59 38 
117 «#211 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


THICKWOOD HILLS 


LATITUDE 56 47 
LONGITUDE 111 °=52 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


TROUT LAKE 
LATITUDE 56 29 
LONGITUDE 114 35 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


PRISE SOVERS 


BOTEURS PRIMAIRES 


YEAR AND 
HANUPACTURER TYPE 
ANNEE ET TYPE 
FABRICANTS 

1983 CAT D 
1983 cat D 


1981 CAT D 
1981 cat D 


1984 DEUZ D 


1981 DEUZ D 


1983 DEUZ D 
1983 DEUZ D 


1977 LIST D 
1977 LIST D 


1981 CAT D 
1981 CAT D 


AMOCO CANADA PETROLEUM CO LTD 


BIGSTONE 
LATITUDE 54 18 
LONGITUDE 71S 


PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 


EAST CROSSFIELD 


LATITUDE 51 26 
LONGITUDE 114 01 


1967 WAUM s 
1967 WAUA Ss 
1967 WAUA s 
1967 WAUM s 
1968 WAUM Ss 


1968 WAUM s 


PRINCIPAL FPUEL - NATURAL GAS 


FIR 
LATITUDE 54 20 
LONGITUDE 117° «10 


1976 WAUM Ss 
1976 WAUM s 


PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 


=" (06t— 


CYCLE SUPE RCHARGED 
CYCLE SURALIAENTE 
4 YES 
4 YES 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


4 YES 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


4 NO 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


4 NO 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


4 NO 
4 NO 


COMBUSTIBLE PBINCIPAL 


4 ¥O 
4 NO 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


4 YES 


4 YES 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


feces 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


4 NO 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


No 
No 


ee 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


CYLINDERS &P& 


CYLINDRES T/AW 


4 1800 
4 1800 
- DIESEL 

6 1800 
6 1800 
- DIESEL 

3 1800 
- DIESEL 

3 1800 
- DIESEL 

6 1800 
6 1800 
- DIESEL 

2 1800 
2 1800 
- DIESEL 

6 1800 
6 1800 
- DIESEL 

12 900 
12 900 
12 3900 
12 900 


- GAZ NATUREL 


12 900 
12 900 


—- GAZ NATUREL 


6 1200 


6 1200 


- GAZ NATUREL 


CAPACITY 


CAPACITE 


Kw 


52 
52 


172 
172 


31 


31 


65 
65 


19 
19 


172 
172 


yf. 
515 
515 
515 


477 
477 


224 
224 


COMBUSTION INTERNE 


MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FPABRICANTS 
KW 
1983 CAT 240 40 
1983 CAT 240 40 
30 
1981 BBC 480 150 
1981 BBC 480 150 
390 
1984 STAM 240 20 
20 
1981 STAM 220 20 
20 
1983 STAM 208 50 
1983 STAM 208 50 
190 
1977 STAM 240 12 
1977 STAM 240 12 
24 
1981 BBC 480 150 
1981 BBC 480 150 
390 
ZIRT 29 
1967 EM 480 400 
1967 EM 480 400 
1967 EM 480 400 
1967 EM 480 400 
1 600 
1968 EM 480 400 
1968 EM 480 400 
800 
1976 KATO 480 175 
1976 KATO 480 175 


INTERNAL COMBUSTION 


SOUTH WAPITI 

LATITUDE 54 53 
LONGITUDE 119 12 
ERINCIPAL FUEL - NATURA 
WHITECOURT 

LATITUDE 54 09 
LONGITUDE 115 41 
£bhINCIPAL FUEL - NATURA 


PRIME MOVERS 


MOTEUKS PHIMAIRES 


BUILDING SERVICES ALTA HOSPITAL 


PONOKA HOSPITAL 


LATITUDE 
LONGITUDE 


52 42 
13/535 


FRINCIPAL FUEL - LIGHT 


CALGARY CITY OF 
CALGARY 


51 03 
114 05 


LATITUDE 
LONGITUDE 


FRINCIPAL FUEL - DIESEL 


SOUTHERN ALTA INSTITUTE 


EFOWER PLANT 


LATITUDE 
LONGITUDE 


51 03 
114 05 


PRINCIPAL FUEL - NATURA 


ST REGIS (ALBERTA) LTD 
HINTON 


LATITUDE 
LONGITUDE 


33) Ae 
An7 34 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


YEAR AND 
MANUFACTURER TYPE 
ANNEE ET TYPE 
FABRICANTS 

1982 WAUM s 
1982 WAUM Ss 
L GAS 

1958 WHIT s 
1958 WHIT s 
1962 CB s 
1962 CB s 
1962 CB s 
1965 CB s 
1965 CB s 
L GAS 

A972 WAUM D 
FUEL OIL 

1967 GM D 
1967 GM D 
OF TECH 

1967 WAUM s 
L GAS 

1956 SCMK D 
1956 GM D 


Fetrrere 


- 109 - 


YCLE SUPERCHARGED CYLINDERS RPM 
YCLE SURALIMENTE CYLINDRES T/MN 
No 6 1200 
NO 6 1200 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 


NO 8 600 
NO 8 600 
YES 8 450 
YES 8 450 
YES 8 450 
YES 8 450 
YES 8 450 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL —- GAZ NATURKEL 


YES 8 1800 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - MAZOUT LEGER 


YES 20 900 
LES 20 900 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 


NO 12 1200 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 


NO 16 750 
No 16 720 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 


ALBERTA, TOTAL 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


576 
576 


324 
324 
082 
082 
082 
082 
082 


ao 2 od 


2 984 
2 984 


504 


Un Ousss 
932 


COMBUSTION INTERNE 


MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1982 BBC 480 450 
1982 BBC 480 450 
900 
1958 SL 480 300 
1958 SL 480 300 
1962 GE 480 80Cc 
1962 GE 480 800 
1962 GE 480 800 
1965 GE 480 800 
1965 GE 430 800 
4 600 
8 250 
1972 CANR 2400 200 
200 
200 
1967 GM 2400 Zio 
1967 GM 2400 2 750 
5 500 
5 500 
1967 TA 4160 500 
500 
500 
1956 EM 2400 1 100 
1956 WEST 2400 1 000 
2 100 
2 100 
46 279 


INTERNAL COMBUSTION 


BRITISH COLUMBIA - COLOM 


b C PACKERS LTD 


NAMU 

LATITUDE 51 49 
LONGITUDE 127 52 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
beINCO MINING LTD 
CASSIAR RESOUBCES DIV 
LATITUDE DI es 
LONGITUDE 129 48 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


BRITISH COLUMBIA HYDRO & 


ANAHIM 
LATITUDE 52 28 
LONGITUDE 125 19 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


ATLIN 

LATITUDE 59 34 
LONGITUDE 133 42 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
BAMFIELD 

LATITUDE 48 50 
LONGITUDE 125 08 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
BELLA BELLA 

LATITUDE 52 09 
LONGITUDE 128 07 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
BELLA COOLA 

LATITUDE S2e2e 
LONGITUDE 126 46 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


= Hict- 


PRIME MOVERS 


MOTEUBS PRIMAIRES 


YEAK AND 

MANUFACTURER TYPE CYCLE SUPERCHARGED 

ANNEE ET TYPE CYCLE SURALIMENTE 

FABRICANTS 

BIE-BRITANNIQUE 

1962 GM D 2 NO 

1962 GM D 2 NO 

1962 Gu D 2 No 

1962 GM D 2 NO 

1963 GM D 2 NO 

1963 GM D Z NO 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL 

1964 MDE D 4 YES 

1970 RH D 4 YES 

1971 BH D 4 YES 

1972 RH D 4 YES 

1973 RH D 4 YES 

1974 RH D 4 YES 

1975 Ru D 4 YES 

1976 RH D 4 YES 

1978 RH D 4 YES 

1979 RH D 4 YES 

1979 RH D 4 YES 

1981 CAT D 4 YES 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL 

POWER AUTH 

1966 CAT D 4 YES 

1972 GM D 2 NO 

1972 GM D 2 No 

UES CAT D 4 YES 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL 

1974 CAT D 2 YES 

1974 CAT D 72 YES 

1978 CAT D 4 YES 

1978 CAT D 4 YES 

1978 CAT D 4 YES 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL 

1971 CAT D 4 YES 

13T5) CAT D 4 YES 

1975 CAT D 4 YES 

1975 cat D 4 YES 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL 

1969 CAT D 4 YES 

1969 Cat D 4 YES 

1970 CAT D 4 YES 

1970 CAT D 4 YES 

1976 CAT D 4 YES 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL 

1962 GM D 2 NO 

1962 GM D 2 NO 

1964 GA D 2 yO 

1969 CAT D 4 YES 

1969 CAT D 4 YES 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


CYLINDERS 


CYLINDRES 


- DIESEL 


wowowwuwuwuwnwvwuwownwn 


= 


- DIESEL 


12 
a2 
12 
12 


- DIESEL 


eamann 


- DIESEL 


6 
6 
12 
12 


- DIESEL 
12 
12 
12 
12 
12 


- DIESEL 


- DIESEL 


RPM 


T/4N 


1890 
1890 
1890 
1890 
1890 
1890 


450 
514 
514 
514 
514 
514 
514 
514 
514 
514 
514 
1200 


1200 
1800 
1800 
1200 


1800 
1800 
1200 
1200 
1200 


1200 
1200 
1200 
1200 


1200 
1200 
1200 
1200 
1200 


720 
720 
720 
1200 
1200 


CAPACITY 


CAPACITE 


ae ee eee a a ee ey 


= 


KW 


261 
261 
261 
261 
261 
261 


119 
455 
455 
455 
455 
455 
455 
455 
455 
455 
455 
559 


525 
270 
270 
630 


270 
270 
425 
425 
425 


270 
320 
630 
630 


630 
630 
630 
630 
630 


070 
070 
070 
630 
630 


COMBUSTION INTERNE 


MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1962 ENEL 480 235: 
1962 ENEL 480 235 
1962 ENEL 480 235 
1962 ENEL 480 235 
1963 ENEL 480 235) 
1963 ENEL 480 235 
1410 
1 410 
1964 CGE 2400 975 
1970 BREL 2400 1 400 
1971 BREL 2400 1 400 
ao 72: BREL 2400 1 400 
1973 BREL 2400 1 400 
1974 BREL 2400 1 400 
1975 BREL 2400 1 400 
1976 BREL 2400 1 400 
1978 BREL 2400 1 400 
1979 BREL 2400 1 400 
1979 BREL 2400 1 400 
1981 CANR 2400 600 
159575 
15S S75 
1966 KATO 2400 500 
S72 KATO 2400 250 
1972 KATO 2400 250 
1975 KATO 2400 600 
1 600 
1974 TA 2400 250 
1974 TA 2400 250 
1978 BBC 2400 400 
1978 BBC 2400 400 
1978 BBC 2400 400 
1 700 
1971 CAT 2400 250 
LEAS TA 2400 300 
1975 KATO 2400 600 
1975 KATO 2400 600 
1 750 
1969 KATO 2400 600 
1969 KATO 2400 600 
1970 KATO 2400 600 
1970 KATO 2400 600 
1976 KATO 2400 600 
3 000 
1962 GM 2400 1 000 
1962 GM 2400 1 000 
1964 GA 2400 1 000 
1969 KATO 2400 600 
1969 KATO 2400 600 


= 41S 


INTERNAL COMBUSTION COMBUSTION INTERNE 
PRIME MOVERS MAIN GENERATORS 
MOTEURS PRIMAIRES GENERATEORS PRINCIPAUX 
YEAR AND YEAR AND 
MANUFACTORER TYPE CYCLE SUPERCHARGED CYLINDERS RPS CAPACITY MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET TYPE CYCLE SURALIMENTE CYLINDRES T/AW CAPACITE ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS PABRICANTS 
KW Kw 
BOSTON BAR 1951 VENG D 4 NO 8 720 170 1951 EE 460 150 
1951 VENG D 4 NO 8 720 170 1951 EE 460 150 
LATITUDE 49 52 1955 MB D 4 YES 12 1200 25 1955 GE 2400 500 
LONGITUDE 121 26 1956 4B D 4 YES 12 1200 525 1956 GE 2400 500 
1960 GM D 2 NO 12 720 635 1960 CWES 2200 650 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 1 950 
DEASE LAKE 1963 caT D 4 YES 12 1200 S25 1963 KATO 2400 500 
1978 cat D 4 NO 8 1200 370 1978 COEL 2400 350 
LATITUDE 58 27 1978 cat D 4 YES 12 1200 525) 1978 KATO 2400 500 
LONGITUDE 130 02 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 15350 
EDDONTENAJON 1972 GB D 2 NO 12 1800 270 1972 KATO 2400 250 
1972 GN D 2 NO 12 1800 270 1972 KATO 2400 250 
LATITUDE 57 50 1975 GA D 2 NO 12 1200 170 1975 KATO 600 150 
LONGITUDE 129 59 1975 GM D 72 NO 12 1200 170 1975 KATO 600 150 
1976 CaT D 4 YES 8 1200 370 1976 CLBR 2400 350 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 1 150 
FORT NELSON 1955 CB D 4 YES 8 514 1 050 1955 GE 2400 1 000 
1957 CB D 4 YES 16 S20) 3 140 1957 WEST 6900 3 000 
LATITUDE 58 49 1957 CB D 4 YES 16 327 3 140 1957 WEST 6900 3 000 
LONGITUDE 122 33 1960 CB D 4 YES 8 514 1 260 1960 CSE 2400 1 200 
1960 CB D 4 YES 6 450 630 1960 ELLI 2300 600 
1963 CAT D 4 YES 8 1200 370 1963 COEL 2400 350 
1974 CB s 4 YES 16 327 3 140 1974 WEST 6900 3 000 
1978 CB s 4 YES 16 327 3 140 1978 WEST 6900 3 000 
1978 CB s 4 YES 16 327 3 140 1978 WEST 6900 3 000 
PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 18 150 
KITKATLA 1984 CAT D 4 NO 6 1200 425 1984 EM 2400 150 
1984 CAT D 4 YES 6 1200 330 1984 EC 2400 300 
LATITUDE 53 45 1984 CAT D 4 YES 8 1200 425 1984 GE 2400 400 
LONGITUDE 130 30 1984 caT D 4 YES 8 1200 425 1984 KATO 2400 400 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 1 250 
LYTTON 1954 VENG D 4 NO 8 600 119 1954 COEL 2300 100 
1958 CAT D 4 YES 12 1200 361 1958 COEL 2400 350 
LATITUDE 50 14 1959 Cat D 4 YES 12 1200 298 1959 EE 480 280 
LONGITUDE 121 34 1966 CAT D 4 YES 12 1200 525 1966 KATO 2400 500 
1966 CAT D 4 YES 12 1200 525 1966 KATO 2400 500 
1966 CaT D 4 YES 12 1200 525 1966 KATO 2400 500 
1975 CAT D 4 YES 12 1800 525 1975 KATO 2400 500 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 2a 30 
MASSET 1967 CAT D 4 YES 12 1200 630 1967 KATO 2400 600 
1974 GH D 2 YES 20 900 2 686 1974 GA 2400 2 500 
LATITUDE 54 01 sFedg/s) cat D 4 YES 12 1200 630 1975 KATO 2400 600 
LONGITUDE 132 07 1978 ALKO D 4 YES 16 900 2 Ams 1978 BBC 2400 2 108 
1978 ALKO D 4 YES 16 900 2 175 1978 BBC 2400 2 108 
1978 ALKO D 4 YES 16 900 2 17S 1978 BBC 2406 2 108 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 10 024 
SANDSPIT 1952 CB D 4 YES 6 450 630 1952 GE 2400 600 
1952 CB D 4 YES 6 450 630 1952 GE 2400 600 
LATITUDE 53 14 1954 CB s 4 YES 8 514 1 050 1954 EE 2400 1 000 
LONGITUDE 131 50 1965 CB D 4 YES 8 514 1 050 1965 GE 2400 1 000 
1966 CAT D 4 YES 12 1200 525 1966 COEL 2400 500 
1969 CAT D 4 YES 12 1200 630 1969 KATO 2400 600 
1969 CAT D 4 YES 12 1200 630 1969 KATO 2400 600 
1974 GM D 2 YES 20 3900 2 680 1974 GM 2400 2 500 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 7 400 


INTERNAL COMBUSTION 


PRIME MOVERS 


HOTEURS PRIBAIRES 


Viz = 


YEAR AND 
SANUPACTURER TYPE CYCLE SUPERCHARGED CYLINDERS 
ANNEE ET TYPE CYCLE SURALISENTE CYLINDRES 
PABRICANTS 
STEWART 1964 Gs D 2 NO 16 
1965 caT D 4 YES 8 
LATITUDE 55 56 1966 CAT D 4a YES 12 
LONGITUDE 129 59 1968 CAT D 4 YES 12 
1970 Fa D 4 YES 10 
1975 GA D 2 YES 20 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL —- DIESEL 
TATLA LAKE 1974 caT D 2 YES 6 
1974 CaT D 2 YES 6 
LATITUDE 51 54 1975 DD D 2 yO 12 
LONGITUDE 124 36 1975 DD D 2 NO 12 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 
TELEGRAPH CREEK 1969 CaT D 4 YES 6 
1969 CAT D 4 YES 6 
LATITUDE 57 54 1974 CAT D 4 YES 6 
LONGITUDE 131 10 1974 CAT D 4 NO 6 
1964 CAT D 4 YES 8 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COSBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 
ZEBALLOS 1966 Cat D 4 YES 12 
1969 CAT D 4 YES 12 
LATITUDE 49 59 1972 GN D 2 NO 12 
LONGITUDE 126 51 1972 GM D 2 NO 12 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 
CANADIAN FOREST PRODUCTS LTD 
ENGLEWOOD 1969 CAT D 4 NO 6 
1973 FT D 4 YES 12 
LATITUDE 50 32 1975 GA D 2 YES 12 
LONGITUDE 126 52 1976 CAT D 4 YES 6 
1977 CAT D 4 YES 6 
1978 Cat D 4 YES 6 
1981 CAT D 4 YES 6 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 
HORTHERN CANADA POWER COMM 
FIELD 1959 MDE D 4 NO S 
1959 NDE D 4 NO 5 
LATITUDE 51 24 1960 MDE D a NO 3 
LONGITUDE 116 29 1969 LB D 4 YES 8 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 
PLACER DEVELOPMENT LTD 
ENDAKO HINES 1964 MDE D 4 YES 12 
1964 GN D 2 YES 16 
LATITUDE 54 05 
LONGITUDE 125 02 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 


RPA 


T/S 


720 
1200 
1200 
1200 

720 

900 


1800 
1800 
1200 
1200 


1800 
1800 
1800 

900 
1200 


1200 
1200 
1800 
1800 


1800 
1200 
1800 
1800 
1800 
1800 
1200 


600 
600 
600 
600 


900 
720 


CAPACITY 


CAPACITE 


270 
170 


224 
559 
504 
224 
224 
261 
325 


169 
169 
115 
358 


1 298 
1 074 


COMBUSTION INTERNE 


SAIN GENERATORS 


GENERATEORS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
PABRICANTS 
Kw 
1964 G4 2400 1 000 
1964 COEL 2400 350 
1965 KATO 2400 500 
1965 COEL 2400 500 
1968 PM 2400 1 136 
1975 GM 2400 2 500 
5 936 
1974 TA 2400 250 
1974 TA 2400 250 
1975 KATO 600 150 
1975 KATO 600 150 
800 
1969 KATO 4160 150 
1969 KATO 4160 150 
1974 CcaT 480 150 
1974 AMC 440 100 
1976 CLBR 2400 350 
990 
1966 KATO 2400 500 
1969 KATO 2400 600 
1972 KATO 2400 250 
1972 KATO 2400 250 
1 600 
65 540 
1969 KATO 480 250 
1973 KATO 2300 600 
1975 CANR 2300 500 
1976 KATO 208 250 
1977 WORT 480 250 
1978 KATO 480 290 
1981 KATO 480 300 
2 440 
2 440 
1959 TE 2400 156 
1959 TE 2400 156 
1960 CGE 2400 100 
1969 TA 2400 250 
662 
662 
1964 BREL 4160 1 250 
1964 ELLI 4160 1 000 
2a250 


2 250 


= Jist= 


INTERNAL COMBUSTION COMBUSTION INTERNE 


PRIME MOVERS 


SOTEURS PRIMAIRES 


MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND YEAR AND 
MANUPACTURER TYPE CYCLE SUPERCHARGED CYLINDERS RPM CAPACITY MANUPACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET TYPE CYCLE SURALIMENTE CYLINDRES T/MN CAPACITE ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS FABRICANTS 
KW KW 
TECK CORPORATION LTD 
BEAVERDELL 1964 CAT D 4 YES 12 1200 395 1964 EM 480 300 
1974 CAT D 4 YES 12 1200 634 1974 KATO 4100 500 
LATITUDE 49 26 
LONGITUDE 119 05 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 890 
890 
WEST KOOTENAY POWER & LIGHT CO LTD 
MOBILE UNIT 1963 GM Ss #4 YES 4 1600 194 1963 CGE 460 200 
LATITUDE 
LONGITUDE 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 290 
2090 
WESTMIN RESOURCES LTD 
CAMPBELL RIVER 1970 Ga D 70 yo 12 720 746 1970 GE 4160 750 
1970 GA D 2 NO 12 720 746 1970 GE 4160 750 
LATITUDE 49 35 1971 CAT D 4 YES 16 1200 970 1971 KATO 4160 800 
LONGITUDE 125 36 1972 CAT D 4 YES 16 1200 970 1972 KATO 4160 800 
1977 GA D 24 NO 12 720 746 1977 WEST 4160 750 
1980 CAT D 4 YES 16 1200 970 1980 KATO 4160 800 
1980 CAT D 4 YES 16 1200 970 1980 KATO 4160 800 
1980 CAT D 4 YES 16 1200 970 1980 KATO 4160 800 
1983 cat D 4 YES 16 1200 970 1983 KATO 4160 800 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL —- DIESEL 7 050 
7 050 
BRITISH COLUMBIA - TOTAL - COLOMBIE-BRITANNIQUE 95 927 
YUKON 
NORTHERN CANADA POWER COMA 
DAWSON CITY 1971 cat D 4 YES 12 1200 593 1971 KATO 4160 500 
1971 CAT D 4 YES 12 1200 593 1971 KATO 4160 500 
LATITUDE 64 03 1975 CaT D 4 YES 16 1200 962 1975 TA 4160 720 
LONGITUDE 139 25 1981 cat D a YES 6 1200 298 1981 TA 4160 300 
1981 CAT D 4 YES 12 1200 593 1981 TA 4160 500 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 2aa20 
FARO 1970 MDE D 4 YES 16 518 5 356 1970 BREL 6900 5 150 
LATITUDE 60 38 
LONGITUDE 132 25 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 5 150 
JOHNSOWS CROSSING 1975 DELC D 2 YES 2 1200 30 1975 TA 600 30 
1975 DELC D 2 YES 2 1800 30 1975 TA 600 30 
LATITUDE 60 29 1980 caT D 4 YES 4 1200 30 1980 caT 208 30 
LONGITUDE 133 18 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COSBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 30 
BAYO 1975 CAT D 4 YES 16 1200 962 1975 TA 4160 800 
1979 CUE D 4 YES 6 1800 343 1979 BBC 4160 350 
LATITUDE 63 31 
LONGITUDE 135 50 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 1 150 


INTERNAL COMBUSTION 


PRIME MOVERS 


MOTEURS PRIMAIRES 


YEAR AND 
MANUFACTURER 
ANNEE ET 
FABRICANTS 
WHITEHORSE 1968 MDE 
1968 MDE 
LATITUDE 60 40 1970 NDE 
LONGITUDE 135 00 1975 Gu 
1975 GM 
1977 GM 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


YUKON ELECTRICAL CO LTD 


BEAVER CREEK 1967 
1969 
LATITUDE 62.22 1970 


LONGITUDE 140 52 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


CARKHACKS 1968 


LATITUDE 62 06 
LONGITUDE 136 19 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


DESTRUCTION BAY 1962 
1966 
LATITUDE 61 15 1973 


LONGITUDE 138 48 
PRINCIPAL FUEL - DiESEL 
HAINES JUNCTION 1958 
1963 
LATITUDE 60 45 
LONGITUDE 137 30 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


OLD CROW 1970 
1973 
LATITUDE 67 35 1981 


LONGITUDE 139 50 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


PELLY RIVER CROSSING 1967 


1983 
LATITUDE 62 50 1984 
LONGITUDE 136 34 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
BOSS BIVER 1973 
LATITUDE 62 00 
LONGITUDE 132 27 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
STEWART CROSSING 1958 

1970 
LATITUDE 63 19 1971 


LONGITUDE 139 26 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


CAT 
CAT 
CAT 


CaT 


CAT 
CAT 
Cat 


VENG 
caT 


CAT 
CAT 
caT 


CAT 
VOLY 
VOLV 


CAT 


caT 
CAT 
CAT 


TYPE 


TYPE 


coocvuev 


CoUo oUuUD 


oOoDv 


0oUuoD 


ouD 


11a; = 


CYCLE SUPERCHARGED 


CYCLE SURALIMENTE 


YES 
YES 
YES 
YES 
YES 
YES 


NHONFS SE 


COMBUSTIBLE 


YES 
YES 
YES 


eee 


COMBUSTIBLE 


4 YES 


COMBUSTIBLE 


YES 
YES 
YES 


eee 


COMBUSTIBLE 


4 YES 


COMBUSTIBLE 


YES 
YES 
YES 


ees 


COMBUSTIBLE 


YES 
YES 
YES 


eee 


COMBUSTIBLE 


4 YES 


COMBUSTIBLE 


NO 
YES 
YES 


eee 


COMBUSTIBLE 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


CYLINDERS 


CYLINDRES 


- DIESEL 


12 
6 
6 
- DIESEL 


12 


- DIESEL 


6 
6 
12 


- DIESEL 


- DIESEL 


ann 


- DIESEL 


naD 


- DIESEL 


- DIESEL 


enn 


- DIESEL 


RPS 


T/A4N 


514 
514 
514 
900 
900 
900 


1200 
1200 
1800 


1200 


1200 
1200 
1200 


600 
1200 


1200 
1800 
1800 


1200 
1200 
1800 


1800 


1200 
1800 
1800 


CAPACITY 


CAPACITE 


NON WNH S&S 


KW 


088 
356 
356 
499 
499 
499 


394 
246 
238 


183 
250 
321 


119 
183 


204 
144 
172 


183 
277 
238 


360 


119 
112 
75 


COMBUSTION INTERNE 


MALN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
PABRICANTS 
KW 
1968 BREL 6900 3 920 
1968 BREL 6900 5 150 
1970 BREL 6900 59i15,0 
1975 EM 4160 2 500 
1975 EM 4160 2 500 
1977 EM 4160 2 500 
21 720 
30 630 
1967 COEL 2400 350 
1969 NOPO 2400 250 
1970 TA 2300 200 
820 
1968 COEL 2400 350 
350 
1962 EM 2400 150 
1966 TA 2400 250 
1975 GE 2400 300 
700 
1958 COEL 2400 100 
1963 TA 2400 150 
250 
1970 EM 2400 200 
wiz KATO 2400 150 
1981 KATO 2400 225 
575 
1967 TA 2300 150 
1983 COEL 2400 200 
1984 TA 2400 250 
600 
1973 KATO 2400 350 
350 
1958 COREL 2400 100 
1970 TA 2400 100 
1971 cat 2400 60 


INTERNAL COMBUSTION 


SWIFT RIVER 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - 


TESLIN 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - 


WATSON LAKE 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - 


NORTHWEST TERRITORIES - TERRITOLIRES DU 


PRISE MOVERS 


MOTEURS PRIMAIRES 


YEAR AND 
MANUFACTURER 
ANNEE ET 
PABRICANTS 
1965 cat 
1967 CAT 
60 00 1976 CAT 
131 15 
DIESEL 
1973 CAT 
1974 cAT 
60 10 1983 caT 
132 44 
DIESEL 
1967 CAT 
1970 CAT 
60 07 1976 CAT 
128 48 1978 CAT 
1983 CAT 
1984 CAT 
DIESEL 


CANADA TUNGSTEN MINING CORP LTD 


TUNGSTEN 1962 CAT 
1962 CAT 
LATITUDE 63 00 1962 cat 
LONGITUDE 127 00 1971 CAT 
1973 CAT 
1974 CAT 
1974 CAT 
LSS) CAT 
1979 HSBI 
1979 HSBI 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
COMINCO LTD 
ARSENIC PLANT 1981 DD 
LATITUDE 
LONGITUDE 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
C-1 POWERHOUSE 1980 DD 
1980 DD 
LATITUDE 1980 DD 
LONGITUDE 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
ROBERTSON SHAFT 1975 CAT 
LATITUDE 62 40 
LONGITUDE 114 «15 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


115Se= 


TYPE CYCLE SUPEBCHARBGED CYLINDERS 
TYPE CYCLE SURALISENTE CYLINDRES 
D 4 YES 4 
D 4 NO 6 
D q YES 4 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 
D 4 YES 8 
D 4 YES 6 
D 4 YES 8 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 
D 4 YES 12 
D 4 YES 16 
D 4 YES 4 
D 4 YES 16 
D 4 YES 6 
D 4 YES 12 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 
YUKON, TOTAL 
NORD-OUEST 
D 4 YES 12 
D 4 YES 12 
D 4 YES 12 
D 4 YES 12 
D 4 YES 16 
D 4 YES 12 
D 4 YES 12 
D 4 YES 12 
D & YES 6 
D 4 YES 6 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 
D 4 YES 8 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 
D 2 YES 16 
D 2 YES 16 
D 2 YES 16 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 
D 4 YES 12 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 


RPM 


T/MN 


1800 
1200 
1800 


1800 
1200 
1800 


1200 
1200 
1200 
1200 
1200 
1200 


1200 
1200 
1200 
1200 
1200 
1200 
1200 
1200 

600 

600 


1800 


1800 
1800 
1860 


1800 


CAPACITY 


CAPACITE 


Nh 


Kw 


88 
142 
101 


360 
399 
559 


604 
082 
832 
832 
246 
604 


496 
496 
496 
559 
832 
559 
S59 
559 
238 
238 


153 


619 
619 
619 


597 


MAIN GENERATORS 


COMBUSTION INTERNE 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER 
ANNEE ET 
PABRICANTS 
1965 cat 
1967 COEL 
1976 COEL 
1967 TA 
1973 KATO 
1972 KATO 
1967 TA 
1970 TA 
1976 BBC 
1978 BBC 
1983 TA 
1984 TA 
1962 EM 
1962 EM 
1962 EM 
1971 EM 
1973 TA 
1974 CSE 
1974 CGE 
1975 TA 
1979 BREL 
1979 BREL 
1981 BBC 
1980 BBC 
1980 BBC 
1980 BBC 
1975 CSE 


VOLTS 


VOLTS 


2400 
2400 
2400 


2400 
2400 
2400 


2400 
2400 
2400 
2400 
2400 
2400 


600 
4160 
4160 


600 


600 
600 
600 


600 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 
60 


100 
85 


245 


300 
350 
500 


1 150 


600 
600 
800 
800 
250 
500 


37530 


8 830 


39 460 


500 


PP Nt 3) 


INTERNAL COMBUSTION 


PRIME MOVERS 


MOTEURS PRIMAIRES 


YEAR AND 
MANUFACTURER 
ANNEE ET 
FABRICANTS 
ECHO BAY MINES LTD 
LUPIN MINE 1982 CAT 
1982 cat 
LATITUDE 65 46 1982 CAT 
LONGITUDE 111 13 1982 CAT 
1982 CAT 
1982 CaT 
1982 CUEN 
1982 CAT 
1982 CAT 
1982 RA 
1982 RH 
1982 BH 
1982 GM 
ERINCIFAL FUEL - DIESEL 


NOKTHERBN CANADA POWER COMM 


AKLAVIK 1975 
1976 
LATITUDE 68 14 1984 
LONGITUDE 135 02 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
ARCTIC BAY 1975 
1980 
LATITUDE 73 04 1983 
LONGITUDE 85 07 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
AKCTIC KED RIVER 1974 
1974 
LATITUDE 66 00 1980 
LONGITUDE N34 30 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
BAKER LAKE 1968 
1969 
LATITUDE 64 15 1973 
LONGITUDE 95 45 1975 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
BROUGHTON ISLAND 1972 
1973 
LATITUDE 66 10 1978 
LONGITUDE 56 25 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
CAMBRIDGE BAY 1967 
1972 
LATITUDE 69 07 13973) 
LONGITUDE 105 03 1974 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
CAPE DORSET 1973 
VES) 
LATITUDE 64 40 1980 
LONGITUDE 76 00 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


CAT 
CAT 
CaT 


CaT 
CAT 
CAT 


CUEN 
CUEN 
GM 


cat 
CaT 


cat 
CAT 


TYPE 


TYPE 


SovvvonveoeovoYy 


vooy 00”U ouoys ouo coo 5ooND 


uo0D 


[Sy Sr SS Se ey SS 
K 
ty 
a 


COMBUSTIBLE 


YES 
YES 
YES 


fee 


COMBUSTIBLE 


YES 
YES 
YES 


See 


COMBUSTIBLE 


NOLS 
=z 
fo) 


Fees 
K 
3) 
n 


COMBUSTIBLE 


YES 
YES 
YES 


$Hee 


COMBUSTIBLE 


YES 
YES 
YES 
YES 


ferret 


COMBUSTIBLE 


NO 
YES 
YES 


eee 


COMBUSTIBLE 


iG 


SUPE RCHARGED 


SURALIMENTE 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


CYLINDERS 


CYLINDRES 


- DIESEL 


12 
6 
12 


- DIESEL 


DAD 


- DIESEL 


eno 


- DIESEL 


6 
8 
12 
12 


- DIESEL 


DaD 


- DIESEL 


8 
8 
16 
16 


- DIESEL 


8 
12 
12 


- DIESEL 


RPM 


T/MN 


1200 
1200 
1200 
1200 
1200 
1800 
1800 
4200 
1200 
720 
720 
720 
900 


1200 
1200 
1200 


1800 
1200 
1200 


1200 
7800 
1800 


600 
900 
1200 
1200 


1200 
1200 
1200 


600 
600 
1200 
1200 


1200 
1200 
1200 


CAPACITY 


CAPACITE 


NNNH 


KW 


642 
642 
642 
642 
642 
137 
336 
642 
642 
094 
094 
O94 
686 


716 
298 
716 


224 
400 
400 


100 
100 
60 


215 
746 
716 
962 


100 
100 
298 


358 
500 
700 
700 


298 
716 
716 


COMBUSTION INTERNE 


MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1982 BBC 600 600 
1982 BBC 600 600 
1982 BBC 600 600 
1982 BBC 600 600 
1982 BBC 600 600 
1982 STAM 600 1Z5 
1982 BBC 600 300 
1982 TA 600 600 
1982 TA 600 600 
1982 LA 4160 1 870 
1982 LA 4160 1 870 
1982 LA 4160 1 870 
1982 GM 4160 2 500 
Zn %35 
126735 
1975 TA 4160 600 
1976 TA 4160 300 
1981 KATO 4160 600 
1 500 
1975 CGE 600 225 
1980 TA 600 400 
1983 KATO 600 400 
1 025 
1974 TA 550 50 
1974 TA 550 156 
1980 TA 550 80 
280 
1968 BREL 600 200 
1969 BREL 2400 700 
1973 KATO 4160 500 
1975 KATO 4160 800 
2 200 
1972 KATO 600 150 
1973 KATO 600 150 
1975 BBC 600 300 
600 
1972 TA 4160 375 
1972 BREL 4160 560 
1973 CGE 4160 720 
Usa} CGE 4160 720 
72 S31) 
1973 KATO 4160 300 
oS TA 4160 600 
1980 BBC 4160 600 
1 500 


INTERNAL COMBUSTION 


PRIME MOVERS 


MOTEURS PRIMAIRES 


YEAR AND 

MANUPACTUREE 

ANNEE ET 

FABRICANTS 
CHESTERFIELD INLET 1968 CAT 

1968 CAT 
LATITUDE 63 30 1972 CAT 
LONGITUDE 90 40 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


CLYDE 1973 
1978 

LATITUDE 70 30 1981 

LONGITUDE 68 30 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


COPPERMINE 1967 
1967 
LATITUDE 67 49 1967 
LONGITUDE 115 06 1972 
1976 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


CORAL HARBOUR 1973 
1976 

LATITUDE 64 35 

LONGITUDE 83 40 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


ESKIMO POINT 1972 

1973 
LATITUDE 60 40 WIS) 
LONGITUDE 94 15 1980 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


FORT FRANKLIN 1971 
1972 

LATITUDE 65 25 1979 

LONGITUDE 123 50 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


FOKT GOOD HOPE 1971 
1974 

LATITUDE 66 20 1983 

LONGITUDE 128 40 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


FORT LIARD 1975 

1975 
LATITUDE 60 10 1982 
LONGITUDE a24 00 1982 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


FORT MCPHERSON 1967 
1967 

LATITUDE 67 26 1974 

LONGITUDE N34 53 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


FORT NORMAN 1977 
1979 

LATITUDE 65 00 1983 

LONGITUDE 125 00 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


CAT 
CAT 
CAT 


CAT 
cat 


CAT 
CAT 
CAT 
CAT 


CUEN 
CAT 
CAT 


CAT 
CAT 
CAT 


GM 
CUEN 
CAT 


TYPE 


TYPE 


oboYU ouU0NU 


vouooys 


voUUo osouog ooyv ooo vous 


ooo 


YES 
YES 
YES 


eee 


COMBUSTIBLE 


YES 
YES 
YES 


£fe 


COMBUSTIBLE 


Sreeee 
=z 
° 


COMBUSTIBLE 


4 YES 
4 YES 


COMBUSTIBLE 


YES 
YES 
YES 
YES 


FHeee 


COMBUSTIBLE 


NO 
YES 
YES 


See 


COMBUSTIBLE 


YES 
YES 
YES 


fee 


COMBUSTIBLE 


YES 
YES 
YES 
YES 


Serre 


COMBUSTIBLE 


fee 
Lal 
Bw 
nm 


££ 
=z 
°o 


COMEUSTIBLE 


WEL 


SURALIMENTE 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


SUPERCHARGED CYLINDERS 


CYLINDRES 


[oomocmec} 


- DIESEL 


aaa 


- DIESEL 


HOWOADAAA 


1 


- DIESEL 


- DIESEL 


8 
8 
12 
12 


- DIESEL 


[oooomon) 


- DIESEL 


© © oOo 


- DIESEL 


DAAaDD 


- DIESEL 
8 
8 
12 


- DIESEL 


12 
12 
12 


- DIESEL 


RPM 


T/MN 


1800 
1800 
1200 


1200 
1200 
1200 


600 
600 
600 
600 
1200 


1200 
1200 


1200 
1200 
1200 
1200 


1200 
1200 
1200 


1200 
1200 
1800 


1800 
1800 
1800 
1800 


600 
600 
1200 


1800 
1800 
1200 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


195 
195) 
325 


232 
298 
716 


269 
269 
269 
373 
716 


298 
201 


298 
298 
716 
716 


336 
325 
325 


B25 
325 
325 


213 
149 
194 
200 


358 
358 
716 


COMBUSTION INTERNE 
MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1968 CGE 575 150 
1968 CGE 600 200 
1972 KATO 600 300 
650 
1973 CGE 600 300 
1976 BBC 600 300 
1976 CGE 600 500 
1 100 
1967 GE 4160 200 
1967 GE 4160 200 
1967 GE 4160 200 
1972 TA 4160 375 
1976 TA 4160 600 
tf SUS) 
AST 3 CGE 4160 300 
1974 KATO 4160 300 
600 
1972 KATO 4160 300 
1973 KATO 4160 300 
1975 TA 4160 600 
1980 BBC 4160 600 
1 600 
1971 TA 600 200 
1972 KATO 600 300 
1979 KATO 600 300 
800 
1971 KATO 4160 300 
1974 CGE 2400 300 
1983 CGE 2400 300 
900 
1975 TA 600 150 
1975 ONAN 600 200 
1982 TA 600 185 
1982 TA 600 200 
735 
1974 TA 4160 SYS) 
1974 TA 4160 375 
1974 KATO 4160 600 
1 350 
1977 TA 600 300 
1979 TA 600 300 
1983 KATO 600 400 
1 000 


INTERNAL COMBUSTION 


FORT RESOLUTION 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FU 


FORT SIMPSON 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FU 


FORT SMITH 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FU 


FROBISHER BAY 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - 


GJOA HAVEN 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FU 


GRISE FIORD 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRIME MOVERS 


MOTEURS PBIMAIBRES 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


HALL BEACH 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FU 


HOLMAN ISLAN 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


IGLOOLIK 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FU 


INUVIK 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - 


YEAR AND 
MANUFACTURER 
ANNEE ET 
FABRICANTS 
1960 MDE D 
1968 LB D 
61°11 1976 CUEN D 
113 «41 
EL - DIESEL 
1962 RH D 
1973 RH D 
61 52 1975 RH D 
121 20 1975 MLW D 
EL - DIESEL 
1975 ALW D 
1977 MLW D 
60 00 1983 MLW D 
att 53 
EL - DIESEL 
1964 MDE D 
1969 HDE D 
63 44 1970 MDE D 
68 28 1976 GA D 
DIESEL 
1976 CAT D 
1979 Cat D 
67 50 1984 CAT D 
96 00 
EL - DIESEL 
1975 CUEN D 
1976 CUEN D 
37 10 1981 cat D 
87 00 
1977 cat D 
1982 CAT D 
62 00 1982 CAT D 
73 00 
EL - DIESEL 
D 1972 CAT D 
1979 CUEN D 
70 50 1984 CAT D 
115 00 
1973 CAT D 
1975 caT D 
67 00 1976 CAT D 
81 00 
EL - DIESEL 
1970 MDE D 
1975 Gu D 
68 21 1975 GA D 
134 43 1975 MDE D 
1984 GA D 
1984 CAT D 


DIESEL 


TYPE 


TYPE 


19oeK 


CYCLE SOPERCHARGED CYLINDERS 
CYCLE SURALIMENTE CYLINDRES 
a No 2 

4 YES 6 

4 YES 12 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 

4 YES 6 

4 YES 12 

4 YES 12 

4 YES 16 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 

4 YES 16 

4 YES 12 

4 YES 18 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL —- DIESEL 

4 YES 6 

4 YES 8 

4 YES 12 

2 YES 20 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 
4 YES 6 

4 YES 6 

A YES 6 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 

4 YES 6 

4 YES 6 

4 YES 6 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 
4 YES 6 

4 YES 6 

4 YES 6 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 
4 YES 6 

4 YES 6 

4 YES 6 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 
4 YES 6 

4 YES 6 

4 YES 12 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 

4 YES 16 

2 YES 20 

2 YES 20 

4 YES 8 

2 YES 20 

4 YES 6 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 


1800 


720 
900 


400 
514 
514 
900 


1200 
1200 
1200 


1800 
1800 
1800 


1200 
1200 
1200 


1200 
1800 
1200 


1200 
1200 
1200 


514 
900 
900 
450 
900 
1200 


CAPACITY 


CAPACITE 


py 


= 


NEN 


NRNNHHHW 


KW 


169 
295 
500 


634 
932 
865 
134 


134 
875 
500 


904 
697 
075 
134 


298 
298 
560 


165 
149 
175 


298 
298 
224 


149 


400 


298 
298 
649 


356 
134 
134 
080 
500 
300 


COMBUSTION INTERNE 


MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1960 EE 4160 150 
1968 GE 4160 200 
1976 TA 4160 400 
750 
1962 CSE 4160 600 
1973 BREL 4160 1 000 
1975 TA 4160 1 800 
1975 TA 4160 2 000 
5 490 
1975 TA 4160 2 000 
1975 BBC 4160 1 500 
1983 BBC 4160 2 500 
6 000 
1964 CGE 4160 1 000 
1969 BREL 4160 25535) 
1970 BREL 4160 3 920 
1976 EA 4160 2 500 
10 005 
1976 TA 4160 300 
1979 TA 4160 300 
1984 TA 4160 800 
1 400 
1975 TA 600 175 
1976 ONAN 600 200 
1981 ONAN 600 150 
. 
525 
1976 BBC 600 300 
1982 BBC 600 300 
1982 BBC 600 200 
820 
1972 KATO 600 150 
1979 KATO 600 300 
1984 BBC 600 400 
850 
1973 GE 4160 300 
1975 TA 4160 300 
1976 KATO 4160 600 
1 200 
1970 BREL 4160 5 180 
1975 EM 4160 2 500 
1975 EM 4160 2 500 
1975 BREL 4160 2 080 
1984 EM 4160 2 500 
1984 GE 4160 300 
15 060 


INTERNAL COMBUSTION 


JEAN MARIE RIVER 


LATITUDE 
LONGITUDE 


61 00 
120 45 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


LAC LA MARTE 


LATITUDE 
LONGITUDE 


63 08 
187 16 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


LAKE HARBOUR 


LATITUDE 
LONGITUDE 


62 00 
70 00 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


NAHANNI BUTTE 


LATITUDE 
LONGITUDE 


60 45 
124 00 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


NORMAN WELLS 


LATITUDE 
LONGITUDE 


65 20 
§27 02 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


PANGNIRTUNG 
LATITUDE 65 00 
LONGITUDE 66 00 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


PAULATUK 
LATITUDE 69 49 
LONGITUDE 123 59 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


PELLY BAY 
LATITUDE 66 45 
LONGITUDE 91 00 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


PINE POINT 
LATITUDE 60 13 
LONGITUDE 110 52 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


POND INLET 
LATITUDE 72 44 
LONGITUDE 78 00 


PEKINCIPAL FUEL - DIESEL 


PRIME MOVERS 


MOTEURS PRIMAIRES 


YEAR AND 
MANUFACTURER 
ANNEE ET 
FABRICANTS 
1973 GM 
ASTS GM 
1979 CAT 
1981 cat 
1983 CAT 


1973 caT 
1978 CAT 
1983 CAL 
1973 GM 
1975 GM 
1975 GM 
1970 CAT 
1970 cat 
1972 cat 
1980 CUEN 
1972 CAT 
1973) CAT 
1976 cat 
1981 cat 
1970 GM 
ve) CAT 
1980 CAT 


1979 GM 
1980 CAT 
1981 Cat 
1970 MDE 
1978 BH 
1978 RH 
1978 BH 


1975 CAT 
1979 CAT 
1983 CAT 


TYPE 


TYPE 


bvooyv yu0No uo0NU vooyu vooy cov loo =) vuD 


voy 


2 NO 


COMBUSTIBLE 


YES 
YES 
YES 


fen 


COMBUSTIBLE 


YES 
YES 
YES 


feet 


COMBUSTIBLE 


tow N 
= 
[o) 


COMBUSTIBLE 


YES 
YES 
YES 
YES 


&efre 


COMBUSTIBLE 


f$ete 
KK 
& 
n 


COMBUSTIBLE 


YES 
YES 
YES 


hh bv 


COMBUSTIBLE 


YES 
YES 
YES 


£en 


COMBUSTIBLE 


ere 
«— 
Las} 
Lap) 


YES 


COMBUSTIBLE 


YES 


YES 
YES 


£He 


COMBUSTIBLE 


TiSh= 


SUPERCHARGED 


SURALIMENTE 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


CYLINDERS 


CYLINDRES 


~ DIESEL 


Anaad 


- DIESEL 


anda 


- DIESEL 


fre 


- DIESEL 


12 
12 
12 
12 


- DIESEL 
8 
6 
12 
12 


- DIESEL 


See 


- DIESEL 


ann 


- DIESEL 


16 
16 
16 
16 


= DEESEL 


6 
12 
12 


- DIESEL 


RPM 


T/MN 


1200 
1200 


1200 
1200 
1200 


1200 
1200 
1200 


1800 
1800 
1800 


1200 
1200 
1200 
1800 


1200 
1200 
1200 
1200 


1800 
1800 
1800 


1800 
1200 
1200 


514 
900 
900 
900 


1200 
1200 
1200 


CAPACITY 


CAPACITE 


NNMN UI 


KW 


40 
30 


63 
149 
250 


209 
298 
298 


26 
107 
107 


559 
679 
679 
Sey 


298 
354 
716 
716 


63 
149 
149 


194 
224 
298 


356 
499 
499 
499 


298 
600 
720 


COMBUSTION INTERNE 
MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1973 DELC 240 40 
1979  DELC 240 21 
61 
1979 «TA 600 80 
1981 KATO 600 150 
1983 KATO 600 210 
440 
1973 CGE 600 150 
1976 BARB 600 300 
1983 BBC 600 300 
750 
1973 DELC 120 21 
1975  DELC 120 40 
1975 DELC 120 40 
101 
1970 KATO 4160 500 
1970 CAC 4160 720 
1972 CGE 4160 700 
1980 BBC 600 655 
2 575 
1972 CAC 600 300 
1973 TA 600 300 
1976 = TA 4160 600 
1981 BBC 4160 600 
1 800 
1970  DELC 600 40 
1979  KaTo 600 150 
1980  DELC 600 150 
340 
1979 CGE 600 200 
1980 CGE 600 300 
1981 BBC 600 300 
800 
1970  BREL 4160 5 180 
1978 GEE 4160 2 500 
1978 GEE 4160 2 500 
1978 GEE 4160 2 500 
12 680 
1975 TA 4160 300 
1979 TA 4160 600 
1983 BBC 4160 720 
1 620 


INTERNAL COMBUSTION 


RAE LAKES 
LATITUDE 64 10 
LONGITUDE 117 «20 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


RANKIN INLET 


LATITUDE 
LONGITUDE 


63 00 
92 50 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


REPULSE BAY 


LATITUDE 
LONGITUDE 


65 50 
85 50 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


RESOLUTE BAY 


LATITODE 
LONGITUDE 


74 42 
94 54 


PBIHE MOVERS 


SOTEURS PRIBAIRES 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


SACHS HARBOUR 


LATITUDE 
LONGITUDE 


72 00 
125 00 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


SNOWDRIFT 
LATITUDE 62 2% 
LONGITUDE 110 24 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


SPENCE Bay 
LATITUDE 69 30 
LONGITUDE 94 00 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


TUKTOYAKTUK 
LATITUDE 69 30 
LONGITUDE 133 00 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


WHALE COVE 
LATITUDE 62 50 
LONGITUDE 94 00 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


WRIGLEY 
LATITUDE 62 10 
LONGITUDE 124 10 


YEAR AND 
HANUPACTURER TYPE 
ANNEE ET TYPE 
FABRICANTS 

1975 GA D 
1981 GA D 
1964 CAT D 
1973 CAT D 
1973 CAT D 
1975 CAT D 
1978 caT D 
1973 CaT D 
1976 CAT D 
1982 cAT D 
1976 WAUS D 
1976 WAUM D 
1976 WAUM D 
1976 wAUH D 
1976 WAUA D 
1972 CAT D 
1975 CAT D 
1976 CAT D 
1970 GH D 
1976 GM D 
1980 cat D 
1971 cat D 
1973 CAT D 
1975 cat D 
1976 caT D 
1974 CAT D 
1980 CAT D 
1983 CAT D 
1972 CaT D 
1976 CUEN D 
1981 cat D 
1975 GH D 
1975 GM D 
19383 CAT D 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


YES 
YES 
YES 


€&Nh 


COMBUSTIBLE 


YES 
YES 
YES 
YES 


eeece 


COMBUSTIBLE 


eee 
4 
o 


COMBUSTIBLE 


YES 
YES 
YES 
YES 
YES 


e&Leee 


COMBUSTIBLE 


YES 
YES 
YES 


eee 


COMBUSTIBLE 


YES 
YES 
YES 


&pmhd 


COMBUSTIBLE 


YES 
YES 
YES 
YES 


eect 


COMBUSTIBLE 


YES 
YES 
YES 


f&eer 


COMBUSTIBLE 


YES 
YES 
YES 


ree 


COMBUSTIBLE 


NN 
we 
w 
n 


COMBUSTIBLE 


20) 


SUPERCHABGED 


SURALISENTE 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PEINCIPAL 


PRINCIPAL 


CYLINDERS 


CYLINDRES 


eee 


- DIESEL 


16 
16 
16 
12 


- DIESEL 


& Oo 


- DIESEL 


12 
12 
12 
12 
12 


- DIESEL 


NavO 


- DIESEL 


oet 


- DIESEL 


DANN 


- DIESEL 


16 
12 
12 


- DIESEL 


nao 


- DIESEL 


- DIESEL 


1200 
1200 
1200 
1200 


1200 
1200 
1200 


1200 
1200 
1200 
1200 
1200 


1800 
1200 
1200 


1800 
1800 
1200 


1200 
1200 
1200 
1200 


1200 
1200 
1200 


1200 
1800 
1200 


1800 
1800 
1800 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


40 
82 
100 


962 
962 
962 
716 


149 
354 
300 


906 
906 
906 
906 
906 


100 
354 
354 


81 
201 
149 


175 
354 
175 
354 


800 
SSF 
597 


149 
213 
298 


160 
213 
130 


COMBUSTION INTERNE 


MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1975 DELC 1240 80 
1981 BBC 240 80 
1984 KATO 240 100 
250 
1973 CGE 4160 700 
1973 CGE 4160 700 
1975 CAC 4160 720 
1976 KATO 4160 600 
2 720 
1973 KATO 600 150 
1976 BBC 600 300 
1982 CANR 4160 300 
750 
1976 KATO 2400 850 
1976 TA 2400 900 
1976 TA 2400 900 
1976 BBC 2400 900 
1976 BBC 2400 900 
4 450 
1972 TA 600 100 
1975 TA 600 300 
1976 TA 600 300 
700 
* 
1970 TA 600 80 
1976 DELC 600 200 
1980 KATO 600 150 
430 
1971 KATO 600 150 
1973 CGE 4160 300 
1975 KATO 600 150 
1976 KATO 4160 300 
990 
1974 CGE 4160 720 
1980 CGE 4160 600 
1983 CGE 4160 720 
2 040 
1972 CAT 600 150 
1976 vs 600 200 
1981 TA 600 300 
650 
1975 TA 600 150 
1975 TA 600 200 
1983 STAM 600 130 
430 


INTERNAL COMBUSTION 


PRIME MOVERS 


MOTEURS PRIMAIRES 


YEAR AND 
MANUFACTURER 
ANNEE ET 
FABRICANTS 
YELLOWKNIFE 1969 ADE 
1973 CaT 
LATITUDE G22 1973 CAT 
LONGITUDE 114 22 1974 GM 
1974 GA 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


NORTHLAND UTILITIES(NWT) LTD 


DORY POINT 1979 
1983 

LATITUDE 61 16 1984 

LONGITUDE 117° 32 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


FORT PROVIDENCE 1974 
1979 

LATITUDE 61 21 1984 

LONGITUDE 117 39 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


HAY RIVER 1964 
1966 
1972 
1974 
1974 
1978 
1979 
1981 


60 51 
115 44 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


CAT 
CaT 
CAT 


PAXN 
caT 
CAT 


TYPE 


TYPE 


vooconu 


ooo 


~~) 


ouvunvoeyeve 


a UD) 


CYCLE SUPERCHARGED 
CYCLE SURALIMENTE 
4 YES 
4 YES 
4 YES 
2 YES 
2 YES 


COMBUSTIBLE PRINCIPA 


YES 
YES 
YES 


eee 


COMBUSTIBLE PRINCIPA 


NO 
YES 
YES 


eee 


COMBUSTIBLE PRINCIPA 


YES 
YES 
YES 
YES 
YES 
YES 
YES 
YES 


SEN SSESEKE 


COMBUSTIBLE PRINCIPA 


BORTHWEST TERRITORIES - TOTAL - 


CANADA, 


CYLINDERS 


CYLINDRES 


16 
16 
16 
20 
20 


L - DIESEL 


Hee 


L - DIESEL 


16 
12 
8 


L - DIESEL 


L - DIESEL 


TOTAL 


RPM 


T/MN 


514 
1200 
1200 

900 

900 


1800 
1800 
1800 


1200 
1200 
1200 


750 
450 
1200 
1200 
1200 
900 
1200 
1200 


CAPACITY 


CAPACITE 


50 
100 
110 


550 
560 
240 


670 
700 
1 310 
940 
940 


940 


MAIN GENERATORS 


COMBUSTION INTERNE 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


MANUFACTURER VOLTS 


YEAR AND 
ANNEE ET 
FABRICANTS 
1969 BREL 
1973 TA 
1973 TA 
1974 EM 
1974 EM 
1979 CAT 
1983 BBC 
1984 Ta 
1974 HOUC 
Wore TA 
1984 GE 
1964 EE 
1966 EE 
1972 KATO 
1974 TA 
1974 TA 
1978 GM 
1979 KATO 
1981 TA 


VOLTS 


4160 
4160 
4160 
4160 
4160 


220 
480 
2400 


2400 
2400 
2400 


4160 
4160 
4160 
4160 
4160 
4160 
4160 
2400 


TERRITOIRES DU NORD-OUEST 


CAPACITY 


CAPACITE 


KW 


5 150 
800 
800 

2 500 

2 500 


11 750 


108 277 


500 
650 
1 200 
880 
880 
2 750 
1 200 
880 


8 940 


10 230 


183 057 


577 312 


GAS TURBINE 


TURBINE A GAZ 


GAS TURBINE 


MAIN TUKBINES 


TUEBINES PEKINCIPALES 


YEAR AND 
MANUFACTURER CYCLE 
ANNEE ET CYCLE 
FABRICANTS 

NEWFOUNDLAND - TERRE-NEUVE 

NEWFOUNDLAND & LABRADOR HYDkKO 

HARDWOODS 1977 EERAM $s 
SIT. RRAM s 

LATITUDE 47 32 

LONGITUDE 52eSi 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL 

HOLYROOD 1966 RRAM $s 

LATITUDE 47 27 

LONGITUDE 53 06 

PEINCIPAL FUEL - DIESEL 

STEPHENVILLE 1976 RRAM s 
1976 REAM s 

LATITUDE 48 33 

LONGITUDE 58 35 

kSEINCIPAL FUEL - DIESEL 

NEWFOUNDLAND LIGHT & POWER CO LTD 

GBREENHILL 1976 REAM s 

LATITUDE 47 05 

LONGITUDE 55 46 

FRINCIPAL FUEL - DIESEL 

MOBILE UNIT 1974 OREN Ss 

LATITUDE 

LONGITUDE 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL 

SALT EOND 1968 RRAM Ss 

LATITUDE 47 10 

LONGITUDE 55, 13 

FRINCIPAL FUEL - DIESEL 


PRINCE EDWARD ISLAND - ILE-DU-PRINCE-EDOUARD 


MARITIME ELECTRIC CO LTD 


BORDEN 1971 EE s 
1973 JBE s 

LATITUDE 46 15 

LONGITUDE 63 42 

FRINCIFAL FUEL - DIESEL 


- 124 - 


INLET PRESSURE 

TEMPERATURE RATIO SHAFTS 

TEMPERATURE RAPPORT AKBRES 

D' ADMISSION DE PRESSION 
Cc 

1092 14.0/1 1 

1092 14.0/1 1 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 

1092 10.0/1 1 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 

1092 14.0/1 1 

1092 14.0/1 1 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 

193 10.0/1 1 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 

788 5.0/1 1 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 

500 17.0/1 1 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL —- DIESEL 


NEWFOUNDLAND - TOTAL - 


927 
760 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 


PRINCE EDWARD ISLAND - 


TURBINE A GAZ 
MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRKINCIPAUX 


YEAR AND 
CAPACITY MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
CAPACITE ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
aaiitss (C S0°¢ FABRICANTS 
KW KW ; KW 
22 025 26 875 1977 BREL 13800 54 000 
22025 26 875 
54 000 
T2 346 12 147 1966 AEI 13800 14 150 
14 150 
22 025 26 875 1976 BREL 13800 54 000 
BE, (WA) 26 875 
54 000 
122 150 
28 938 26 875 USS BREL 13800 26 800 
26 800 
7 407 7 837 1974 EM 4160 7 290 
ide 10) 
15 309 U3)5975 1968 AEI 13800 14 150 
14 150 
48 240 
TERRE-NEUVE 170 390 
14 321 14 512 1971 EE 13800 14 850 
24 691 25 370 1973 JBE 13800 26 000 
40 850 
40 850 
TOTAL - ILE-DU-PRINCE-EDOUARD 40 850 


GAS TUBBINE 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 


MANUFACTURER 


ANNEE ET 
FABRICANTS 


NOVA SCOTIA - NOUVELLE-ECOSSE 


NOVA SCOTIA POWER CORP 


BURNSIDE 1976 
1976 
LATITUDE 44 44 1976 
LONGITUDE 63 35 1976 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
TUSKET 1971 
LATITUDE 43 40 
LONGITUDE 66 00 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
VICTORIA JUNCTION 1975 
1976 
LATITUDE 46 09 
LONGITUDE 60 11 
ERINCIPAL FUEL - DIESEL 


Pa 


PW 
Pw 


NEW BRUNSWICK - NOUVEAU-BRUNSWICK 


NEW BRUNSWICK ELECTRIC POWEK COMM 


MONCTON 1971 
LATITUDE 46 10 
LONGITUDE 64 50 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
CUEBEC 
HYDKO CUEBEC 
CADILLAC 1976 
1977 
LATITUDE 48 14 1977 
LONGITUDE 78 23 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
CITIERE 1979 
19S 
LATITUDE 45 24 1979 
LONGITUDE 73 26 1980 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


PW 


CWES 
CWES 
CWES 


CYCLE 


CYCLE 


NNNnNN 


ann 


UnNnn 


ANnNnNN 


INLET 
TEMPERATURE 


TEMPERATURE 
D* ADMISSION 


c 


649 
649 
649 
649 


COMBUSTIBLE 


Uei/2 


COMBUSTIBLE 


649 
649 


COMBUSTIBLE 


638 


COMBUSTIBLE 


741 
741 
741 


COMBUSTIBLE 


680 
680 
680 
680 


COMBUSTIBLE 
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PRESSURE 
RATIO SHAFTS 
RAPPORT ARBRES 


DE PRESSION 


=i 


33 
33 
33 
33 


24 


33 
33 


3.0/1 2 
3.0/1 3 

3.0/1 3 

3.0/1 3 
PRINCIPAL - DIESEL 
2.5/1 3 
PRINCIPAL - DIESEL 
3.0/1 3 

3.0/1 3 

PRINCIPAL - DIESEL 
NOVA SCOTIA - TOTAL - 
2.9/1 3 


PRINCIPAL - DIESEL 


NEW BRUNSWICK —- TOTAL - NOUVEAU-BRUNSWICK 


1.1/1 
1.1/1 
We 1/1 


bh bh 


PRINCIPAL - DIESEL 


1.4/4 
1.4/1 
1.4/1 
1.4/1 


th & tS 


PRINCIPAL - DIESEL 


QUEBEC, TOTAL 


26 


52 
52 
52 


70 
70 
70 
70 


CAPACITY 
CAPACITE 
3} (e 30 C 
KW KW 
500 22 700 
500 22 700 
500 22 700 
500 22 700 
300 20 000 
500 22 700 
500 22 700 


NOU VELLE-ECOSSE 


667 21 500 


681 48 375 
681 48 375 
681 48 375 
202 56 437 
202 56 437 
202 56 437 
202 56 437 


TURBINE A GAZ 
MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1976 BREL 13800 30 000 
1976 BREL 13800 30 000 
1976 BREL 13800 30 000 
1976 BREL 13800 30 000 
120 000 
1971 BREL 13800 25 000 
25 000 
1975 BREL 13800 30 000 
1976 BREL 13800 30 000 
60 000 
205 000 
205 9000 
1971 BREL 13800 23 375 
238575 
23° 375 
23 375 
1976 BREL 13800 54 000 
1977 BREL 13800 54 000 
1977 BREL 13800 54 000 
162 000 
1979 BBC 13800 50 220 
1979 BBC 13800 50 220 
A973 BBC 13800 50 220 
1980 BBC 13800 50 220 
200 880 
362 880 
362 880 


GAS TUBBINE 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 
MANUFACTURER 
ANNEE ET 
FABRICANTS 
CNTABIO 
DOW CHEMICAL OF CANADA LTD 
SARNIA 1972 GE 
ag72 GE 
LATITUDE 42 58 1977 BBC 
LONGITUDE 82° 23 
PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 
CNTARIO HYDRO 
A W MANBY 1966 CWES 
1966 CWES 
LATITUDE 43 38 1966 CWES 
LONGITUDE 71932 1966 CWES 
PRINCIPAL FUEL - LIGHT FUEL OIL 
BRUCE A 1974 GEE 
1974 GEE 
LATITUDE 44 25 1975 GEE 
LONGITUDE Sess 1976 GEE 
PRINCIPAL FUEL - LIGHT FUEL OIL 
BRUCE B 1983 GEE 
1983 GEE 
LATITUDE 44 19 1983 GEE 
LONGITUDE 81 35 1983 GEE 
1983 SOCE 
1983 SOCE 
PRINCIPAL FUEL - LIGHT FUEL OIL 
BRUCE HEAVY WATER 1977 GEE 
1977 GEE 
LATITUDE 44 25 1977 GEE 
LONGITUDE 81 33 
£ERINCIPAL FUEL - LIGHT FUEL OIL 
DETWEILER 1967 CWES 
1967 CWES 
LATITUDE 43 43 1968 CWES 
LONGITUDE 80 33 1968 CWES 
FRINCIPAL FUEL - LIGHT FUEL OIL 
J CLARK KEITH 1967 OREN 
LATITUDE 42 17 
LCNGITUDE 83 06 
PRINCIPAL FUEL - LIGHT FUEL OIL 
LAKEVIEW 1967 OREN 
1967 OREN 
LATITUDE 43 34 1967 OREN 
LONGITUDE 7933 
PRINCIPAL FUEL - LIGHT FUEL OIL 
LAMBTON 1967 OREN 
1968 OREN 
LATITUDE 42 48 1968 OREN 
LONGITUDE 82 26 
PRINCIPAL FUEL - LIGHT FUEL OIL 


CYCLE 


CYCLE 


NNW 


ununn NNNNMNM NNnNHnN NNnNNnNN 


Nnunn 


n 


NNN 


nNnW 
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INLET PRESSURE 
TEMPERATURE RATIO SHAFTS CAPACITY 
TEMPERATURE RAPPORT ABBRES CAPACITE 
D* ADMISSION DE PRESSION =—8 5C SOC 
c Ka KW 
982 9.8/1 1 70 700 50 052 
982 9.8/1 1 70 700 50 052 
1002 11.0/1 1 81 125 63 250 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 
788 6.9/1 i 19 259 15 319 
788 6.9/1 1 LIE 259 a hove be] 
788 6.9/1 1 19,259 15,319 
788 6.9/1 1 EPS) 1S ou9 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL — MAZOUT LEGER 
593 10.3/1 2 14 025 11 825 
593 10.371 2 14 025 de 25 
593 10.3/1 2 14 025 11,325 
593 10.371 72 14 025 (15825 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - MAZOUT LEGER 
900 9.6/1 2 15 300 12 200 
900 9.6/1 2 15 300 12 200 
900 9.6/1 7 15 300 12 200 
900 9.6/1 2 15 300 12 200 
980 16.0/1 2 9 500 6 200 
980 16.0/1 Z 9 500 6 200 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - MAZOUT LEGER 
593 10.3/1 2 iby TUL 14 082 
593 10.3/1 2 dey Si 14 082 
593 10.371 2 15 111 14 082 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - MAZOUT LEGER 
788 6.9/1 1 19259 15 319 
788 6.9/1 1 Sie 2Z59 159319 
788 6.9/1 1 1IEZ59 15 319 
788 6.9/1 1 i) 2a) Us SI) 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - MAZOUT LEGER 
610 5.5/1 2 7 358 5, Toit 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL —- MAZOUT LEGER 
610 5.5/1 2 74358 5 751 
610 5.5/1 2 te3o8 Sao 
610 5.5/1 2 79358 Dado 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - MAZOUT LEGER 
610 5.5/1 2 7 358 S754 
610 525/14 2 Zf* Sie¥s) By ei 
610 5.5/1 2 7 358 SeUS1 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - MAZOUT LEGER 


TURBINE A GAZ 


MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1972 GE 14400 54 400 
N972 GE 14400 54 400 
1977 EM 14400 12) 250 
181 050 
181 050 
1966 CWES 13800 16 320 
1966 CWES 13800 16 320 
1966 CWES 13800 16 320 
1966 CWES 13800 16 320 
65 280 
1974 EE 13800 12 160 
1974 EE 13800 12 160 
1975 EE 13800 12 160 
1976 EE 13800 12 160 
3 48 640 
1983 CGE 13800 15 100 
1983 CGE 13800 15 100 
1983 CGE 13800 15 100 
1983 CGE 13800 15 100 
1983 BBC 4160 5 000 
1983 BBC 4160 5 000 
70 400 
1977 EE 13800 11 000 
1977 EE 13800 11 000 
1977 EE 13800 11 000 
33 000 
1967 CWES 13800 16 320 
1967 CWES 13800 16 320 
1968 CWES 13800 16 320 
1968 CWES 13800 16 320 
65 280 
1967 BREL 2400 7 500 
7 500 
1967 BREL 4160 7 500 
1967 BREL 4160 7 500 
1967 BREL 4160 7 500 
22 500 
1967 BREL 4160 T5300) 
1968 BREL 4160 7 500 
1968 BREL 4160 7 500 
220500 


GAS TURBINE 


LENNOX 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL 


NANTICOKE 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL 


PICKERING 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL 


PICKEBING 
LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL 


RICHARD L 


LATITUDE 
LONGITUDE 


FRINCIPAL 


SARNIA-SCO 


LATITUDE 
LONGITUDE 


ERINCIFAL 


THUNDER EA 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL 


MANITOBA 


MANITOBA HY 
SELKIRK 


LATITUDE 
LONGITUDE 


44 11 
76 47 


FUEL - LIGHT 


43 34 
79 33 


FUEL - LiGHdT 


FUEL - LIGHT 


43 50 
7) ee} 


FUEL - LIGHT 


HEARN 


43 39 
79 20 


FUEL - LIGHT 


TT 


42 56 
82 26 


FUEL - LIGHT 


be 


48 22 
89 13 


FUEL - LIGHT 


DRO 


50 09 
96 52 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 
MANUFACTURER CYCLE 
ANNEE ET CYCLE 
FABRICANTS 

1976 SOCE s 
1976 SOCE s 
FUEL OIL 

1971 OREN s 
1971 OREN s 
1971 OREN s 
FUEL OIL 

1970 OREN Ss 
1970 OREN s 
1970 OREN s 
1972 OREN Ss 
1972 OREN s 
1973 OREN s 
FUEL OIL 

1982 OREN FS) 
1982 OBEN s 
1982 OREN s 
1982 SOCE s 
1982 SOCE s 
FUEL OIL 

1967 OREN s 
1967 OREN s 
1967 OREN s 
FUEL OIL 

1966 CGE s 
1966 CGE s 
1966 CWES s 
1966 CWES s 
FUEL OIL 

1968 AEI s 
1968 AEI s 
FUEL OIL 

1967 PW s 
1968 Pw s 


ERINCIPAL FUEL - AVIATION TURBO FUEL 
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INLET PRESSURE 
TEMPERATURE RATIO 
TEMPERATURE RAPPORT 
D' ADMISSION DE PRESSIO 
Ci 
920 9.2/1 
920 9.2/1 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL 
610 5.5/1 
610 5.5/1 
610 5.5/1 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL 
610 5.0/1 
610 5.0/1 
610 5.0/1 
610 5.0/1 
610 5.0/1 
610 5.0/1 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL 
610 5.0/1 
610 5.0/4 
610 5.0/1 
610 9.2/1 
610 9.2/1 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL 
610 5.5/1 
610 5.5/1 
610 5.5/1 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL 
761 6.0/1 
761 6.0/1 
788 6.9/1 
788 6.9/1 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL 
629 10.0/1 
629 10.0/1 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


ONTARIO, 
571 2.4/0 
571 2.4/1 


SHAFTS 


ARBRES 
N 


== 


MAZOUT 


tNNw 


MAZOUT 


- MAZOUT 


- MAZOUT 


NN bw 


- MAZOUT 


aaa 


- MAZOUT 


- MAZOUT 


TOTAL 


CAPACITY 
CAPACITE 
="\5\C 30 C 
KW KW 

SPAS) 2 741 
SP Ae) 2 741 
LEGER 
7 358 Sion 
7 358 Se7SA 
7 358 Be S| 
LEGER 
7 407 Sys h7/5) 
7 407 Sy SI's) 
7 407 Sy S)7/5) 
7 407 Des 
7 407 3S 
7 407 By 17/5) 
LEGER 
7 407 5 345 
7 407 eye) 
7 407 Sesi5 
S29 2 741 
3 259 2 741 
LEGER 
7 358 5 754 
e358 5 15a 
h 358 Seton 
LEGER 
14 123 13 115 
14 123 13 115 
UIIEZ59 15 318 
19 259 15 318 
LEGER 
14 439 11 825 
14 439 11 825 
LEGER 
12 109 10 212 
12 109 10 212 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - CARBUREACTEUR 


MANITOBA, 


TOTAL 


TURBINE A GAZ 


MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1976 EM 4160 2 500 
1976 EM 4160 2 500 
5 coo 
1971 BREL 4160 7 500 
uel BREL 4160 7 500 
1971 BREL 4160 7 500 
22 500 
1970 BREL 4160 7 500 
1970 BREL 4160 7 500 
1970 BREL 4160 7 500 
1972 BREL 4160 7 500 
1972 BREL 4160 7 500 
1973 BREL 4160 7 500 
45 000 
1982 BREL 4160 7 000 
1982 BREL 4160 7 000 
1982 BREL 4160 7 000 
1982 BBC 4160 2 500 
1982 BBC 4160 2 500 
26 000 
1967 BREL 4160 7 500 
1967 BREL 4160 7 500 
1967 BREL 4160 7 500 
22 500 
1966 CGE 13800 15 000 
1966 CGE 13800 15 000 
1966 CWES 13800 16 320 
1966 CWES 13800 16 320 
62 640 
1968 AEI 4160 14 150 
1968 AEI 4160 14 150 
28 300 
547 040 
728 090 
1967 BBC 4160 11 900 
1968 BBC 4160 11 900 
23 800 
23 800 
23 800 


GAS TUBBINE 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 
HANUFACTULER CYCLE 
ANNEE ET CYCLE 
FABRICANTS 
SASKATCHEWAN 
SASKATCHEWAN POWER CORP 
LANDIS 1975 TURB s 
LATITUDE 52 13 
LONGITUDE 108 24 
PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 
MEADOW LAKE 1984 JBE Ss 
LATITUDE 54 05 
LONGITUDE 108 50 
PRINCIPAL PUEL - NATURAL GAS 
SUCCESS 1967 Pw s 
1967 Pw Ss 
LATITUDE 50 26 1968 Pu s 
LONGITUDE 108 17 
PRINCIPAL FUEL - WATURAL GAS 
ALBERTA 
A EC POWER LTD 
MILDRED LAKE 1977 CGE s 
1977 CGE s 
LATITUDE 5? 02 
LONGITUDE ant) 36 
PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 
ALBERTA POWER LTD 
FORT MCAURRAY 1975 ALSN s 
LATITUDE 56 44 
LONGITUDE 111 23 
PRINCIPAL FUEL - WATURBAL GAS 
JASPER 1975 ALSN s 
LATITUDE 5253 
LONGITUDE 118 05 
PRINCIPAL FUEL - WATURAL GAS 
RAINBOW 1968 CWES s 
1970 BBC s 
LATITUDE 58 30 
LONGITUDE 119 30 
PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 
SIMONETTE 1966 BBC s 
LATITUDE 54 27 
LONGITUDE 118 «#17 


PRINCIPAL FUEL - 


NATORAL GAS 
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INLET PRESSURE 
TEMPERATURE RATIO SHAFTS CAPACITY 
TEMPERATURE RAPPORT ARBRES CAPACITE 
D* ADMISSION DE PRESSION ="8 °C 30 C 
c KW KW 
985 10.0/1 1 70 728 60 200 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 
1104 10.0/1 1 45 900 40 400 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 
621 2.7/1 73 14 815 10 212 
621 2.7/1 2 14 815 nOme2 42 
621 2.7/1 2 14 815 UD 72UP4 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 
SASKATCHEWAN, TOTAL 
15 11.071 1 27 654 22 145 
15 11.071 1 27 654 22 145 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 
954 9.0/1 1 3 388 2 784 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 
954 9.0/1 1 3 388 2 784 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 
732 6.0/1 1 27 654 225309 
791 7.8/1 1 38 716 25 262 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL — GAZ NATUREL 
732 6.0/1 1 19 753 15 910 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 


TURBINE A GAZ 


MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAB AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 

Ki 
1975 EM 13800 68 400 

68 400 
1984 BREL 13800 51 000 

51 000 
1967 SGE 13800 11 840 
1967 SGE 13800 11 840 
1968 SGE 13800 11 840 

35 520 

*» 

154 920 

154 920 
1977 CGE 13800 28 000 
1977 CGE 13800 28 000 

56 000 

56 000 
1975 IE 4160 3 300 

3 300 
1975 IE 4160 3 300 
3 300 

1968 CWES 13800 27 500 
1970 BBC 14400 46 400 

73 900 
1966 BBC 14400 18 800 


18 890 


GAS TURBINE 


STURGEON 
LATITUDE 55 
LONGITUDE 117 


PRINCIPAL FUEL - 


DOW CHEMICAL CANA 
POWER PLANT 


LATITUDE 53 
LONGITUDE 113 


PRINCIPAL FUEL - 


EDMONTON POWER 


ROSSDALE 
LATITODE 53 
LONGITUDE 113 


PRINCIPAL FUEL - 


MEDICINE HAT CITY 
MEDICINE HAT 


LATITUDE 50 
LONGITUDE 110 


PRINCIPAL FUEL - 


SHERRITT-GORDON 
FORT SASKATCHEWA 


LATITUDE 53 
LONGITUDE 113 


PRINCIPAL FUEL - 


BRITISH COLUMBIA 


BRITISH COLUMBIA 
FORT NELSON 


LATITUDE 58 
LONGITUDE 122 


PRINCIPAL FUEL - 


MAIN TUBBINES 


TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 
MANUFACTURER CYCLE 
ANNEE ET CYCLE 
PABRICANTS 
1958 BBC s 
1961 BBC s 

04 

7 

WATURAL GAS 

DA INC 
1979 GE c 
1979 GE c 

43 

13 

NATURAL GAS 
1958 BBC s 
1959 BBC s 

35 

28 

NATURAL GAS 

OF 
1975 WEST s 
1979 @EST c 

03 1979 WEST c 

40 

NATURAL GAS 

INES LTD 

N 1981 SOCE s 

43 

13 


NATURAL GAS 


- COLOMBIE-BRITANNIQUE 


HYDRO & POWER AUTH 


1963 
1975 
48 
43 


NATURAL GAS 


OBEN Ss 
DD Ss 


INLET 
TEMPERATURE 


TEMPERATURE 
D* ADMISSION 


COMBUSTIBLE 


1054 
1054 


COMBUSTIBLE 


621 
621 


COMBUSTIBLE 


COMBUSTIBLE 


649 


COMBUSTIBLE 


760 
971 


COMBUSTIBLE 


= 4298= 


PRESSURE 

RATIO SHAFTS CAPACITY 

RAPPORT ABBRES CAPACITE 

DE PRESSION =18) © 30 Cc 

Ka KW 

4.7/1 1 9 876 7 525 
4.7/1 1 8 395 6 450 
PRINCIPAL — GAZ NATUREL 

10.0/1 1 75 061 64 500 
10.0/1 1 75 061 64 500 
PRINCIPAL - GAZ NATUREL 

16.0/1 2 29 629 21 500 
16.0/1 2 29 629 21 500 
PRINCIPAL - GAZ NATUREL 
6.9/1 1 1992259 16 050 

42 469 29 025 
42 469 29 025 

PRINCIPAL - GAZ NATUREL 

10.0/1 1 oY VS) 2 902 
PRINCIPAL - GAZ NATOREL 
ALBERTA, TOTAL 
3.4/1 72 6 420 5375 
8.5/1 1 3 160 2 795 


PRINCIPAL - GAZ NATUREL 


TURBINE A GAZ 


SAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANOPACTORER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FPABBICANTS 
Ka 
1958 BBC 14400 10 000 
1961 BBC 4160 7 500 
17 500 
116 3090 
1979 GE 14800 99 500 
1979 GE 14800 99 500 
199 000 
199 000 
1958 BBC 13800 30 000 
1959 BBC 13800 30 000 
60 000 
60 000 
S75 WEST 13800 19 500 
1979 WEST 13800 35 000 
1979 WEST 13800 35 000 
89 500 
89 500 
1981 IE 4160 2 800 
2 800 
2 890 
524 100 
1963 GE 12500 5 000 
1975 EN 2400 3 000 
8 090 


= 05 


GAS TURBINE TURBINE A GAZ 
HAIN TURBINES MAIN GENERATORS 
TURBINES PRINCIPALES GENERATEURS PRINCIPAUX 
YbaB AND INLET PRESSURE YEAR AWD 
SANUPACTURER CYCLE TEMPERATURE RATIO SHAFTS CAPACITY MANUPACTOURER VOLTS CAPACITY 
ANHEE ET CYCLE TEMPERATURE RAPPORT ARBRES CAPACITE AHNEE ET VOLTS CAPACITE 
PABRICANTS D* ADAISSION DE PRESSION -18 C 30 Cc FABRICANTS 
c KW KW 7 KW 
KEOGH 1974 CWES Ss 954 8.0/1 3 43 000 35 000 1973 BREL 13800 40 500 
1978 CWES s 1088 10.071 3 58 500 48 400 1975 BREL 13800 59 200 
LATITUDE 50 43 
LONGITUDE 127 29 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL — DIESEL 99 700 
PRINCE RUPERT 1973 Pw s 1038 2.9/1 3 33 185 28 111 1973 BREL 13800 23 000 
1975 Pw s 1038 2.9/1 3 33 185 28 111 1975 BREL 13800 23 000 
LATITUDE 54 19 
LONGITUDE 130 19 
PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 46 000 
153 700 
BRITISH COLUMBIA - TOTAL - COLOMBIE-BRITANNIQUE 153 700 


CANADA, TOTAL 2 387 105 
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INTRODUCTION 


The survey for this publication was 
conducted by Statistics Canada with the co- 
operation of the Canadian Electrical Asso- 
Ciation and various federal gqovernment 
departments. It endeavours to provide a 
detailed listing of prime movers and qgener- 
ating equipment installed as of December 31, 
1985. Survey coverage is limited to those 
utilities and companies which have at least 
one plant with a total generating capacity 
of over 500 kW and is exclusive of auxiliary 
equipment installed only for generating 
station service. 


Plants operated by each utility or com- 
pany are listed alphabetically while the 
components therein (e.q., prime mover, 
generators, etc.) are listed in their 
chronological sequence. Thus any line of 
data read across the page may not relate to 
a single operating entity. This is particu- 
larly true of the section on steam equip- 
ment. 


Between the two World Wars, three edi- 
tions of a "Directory of Central Electric 
Stations" were produced by the Dominion 
Water Power and Reclamation Service of the 
Department of the Interior in collaboration 
with the Dominion Bureau of Statistics. In 
this directory, both the equipment and the 
service provided by electric utilities and 
companies which sold part of their genera- 
tion were described in considerable detail 
but no information was provided on indus- 
trial plants which produced electric energy 
solely for own use. Also, no information 
was obtain from plants located in what is 
now the province of Newfoundland. The last 
of these directories was published in 1928, 
although a supplement was issued in 1936. 


In 1937, the Dominion Bureau of Statis- 
tics produced a mimeographed list of "Power 
Plants of Large Centraliniiectric® Stations". 
This list grouped hydro and thermal plants 
by province and company showing their total 
horsepower capacity and precise geographic 
location. 


Previous reports’ titled Inventory’ of 
Prime Mover and Electric Generating Equip- 
ment were published for 1958, 1961, 1966 and 
1969. Beginning with the 1971 edition, this 
report is published on an annual basis. 


L'enquéte qui a servi & cette publication a 
été effectuée par Statistique Canada avec la 
collaboration de _  1'Association canadienne de 
l'électricité et divers ministéres fédéraux. On 
s'applique @& fournir une liste détaillée des 
moteurs primaires et des qénérateurs électriques 
installés au 31 décembre 1985. La couverture de 
l'enquéte se limite aux services d'utilité et aux 
sociétés ayant au moins une centrale dont la 
puissance qénératrice totale dépasse 500 kW et ne 
comprend pas le matériel auxiliaire installé 
exclusivement au profit des centrales qénéra- 
trices. 


Les centrales exploitées par les divers servi- 
ces d'utilité et les diverses sociétés fiqurent 
dans l'ordre alphabétique, alors que leurs com- 
posantes (moteurs primaires, générateurs, etc.) 
figurent en ordre chronologique. Conséquemment, 
les statistiques tirées d'une ligne dans une page 
de cette publication ne sont pas nécessairement 
relié & la méme unité de production. Ceci vaut 
particuliérement pour la section sur 1'équipement 


x 


des centrales thermique @ vapeur. 


Entre les deux guerres mondiales, trois édi- 
tions d'un "Répertoire des centrales électriques" 
ont été publiées par le service fédéral responsa- 
ble de 1'énergie hydro-électrique au ministére de 
l'Intérieur, en collaboration avec le Bureau 
fédéral de la statistique. Ce répertoire décri- 
vait d'une maniére trés détaillée le matériel des 
services d'utilité et des compaqnies qui ven- 
daient une partie de 1'énergie qu'elles produi- 
saient, de méme que les services assurés par 
ces entreprises. Cependant il ne comportait 
aucun renseignement au sujet des_ centrales 
industrielles qui produisaient de 1'électricité 
pour leur usage exclusif. Aucun renseignement ne 
parvenait de ce qui est devenu la province de 
Terre-Neuve. le dernier de ces répertoires a 
paru en 1928, bien qu'un supplément a été publié 
en 1936. 


En 1937, le Bureau fédéral de la statistique a 
établi une liste polycopiée qui énumérait les 
"usines productrices des grandes centrales élec- 
triques". Cette liste qroupait les centrales 
hydro-électriques et thermiques par province et 
par société, et indiguait leur capacité totale de 
production en cheval vapeur ainsi que leur empla- 
cement exact. 


Auparavant, sous le titre Inventory of Prime 
Mover and Electric Generating Equipment des 
publications hors série ont paru en 1958, 1961, 
1966 et 1969. Commencant avec 1'édition de 1971, 
ce rapport est publié & chaque année. 


REVIEW OF SURVEY RESULTS 


Total installed generating capacity in Canada as of December 
31, 1985 was 96 564 054 kW, an increase of 1.4% over the 
95 224 239 kW recorded a year earlier. 


Changes Involving Generating Capacity were as Follows 


REVUE DES RESULTATS DE L'ENQUETE 


En date du 31 décembre 1985, la puissance qénératrice installée au 
Canada totalisait 96 564 054 kW, soit 1.4% de plus que les 95 224 239 kW 
enreqistrés un an auparavant. 


Les changements concernant la capacité des générateurs était comme suit 


Hydro kW 
Newfoundland - Terre CHURCHILL FALLS LABRADOR Churchill Falls Capacity change - Chanaement de capacité +203 500 
Neuve CORP. LTD. 
NEWFOUNDLAND LABRADOR HYDRO Cat Arm New plant - Nouvelle centrale +143 450 
Nova Scotia - Nouvelle- NOVA SCOTIA POWER CORP. Fall River New plant - Nouvelle centrale +500 
Ecosse 
Tidal Unit New plant - Nouvelle centrale +17 900 
Wreck Cove Capacity change - Changement de capacité +298 
Québec HYDRO QUEBEC Beauharnois Capacity change - Changement de capacité +9 450 
La Tuque Capacity change - Changement de capacité +2 000 
Paugan Capacity change - Changement de capacité +31 100 
Rapide Blanc Capacity change - Changement de capacité . +3 000 
Rapide des Quinze Capacity change - Changement de capacité +200 
Riviere des Prairies Capacity change - Chanqement de capacité +1 100 
Trenche Capacity change - Changement de capacité +3 900 
MAGOG CITE DE Maqoq Capacity change - Chanqement de capacité +257 
Ontario E.B. EDDY FOREST PRODUCTS LTD. Espanola Capacity change - Changement de capacité =1 170 
INCO METALS CO. Big Eddy Capacity change - Chanqement de capacité -500 
ONTARIO HYDRO Sir Adam Beck #1 Capacity change - Chanqement de capacité +43 250 
British Columbia - Colombie- BRITISH COLUMBIA HYDRO & Revelstoke Capacity change - Chanaement de capacité +460 750 
Britannique POWER AUTH. 
MAC MILLAN BLOEDEL LTD. Powell River Capacity change - Changement de capacité +1 920 
Stillwater Capacity change - Changement de capacité +1 600 
NELSON CITY OF City of Nelson Capacity change - Chanqement de capacité +615 
WESTMIN. RESOURCES LID. Thelwood Hydro New plant - Nouvelle centrale +8 200 
TOTAL +930 420 
Steam - Vapeur KW 
Ontario GREAT LAKES FOREST PRODUCTS LTD. Fort William Capacity change - Changement de capacité -5 N00 
ONTARIO HYDRO At ikokan New plant - Nouvelle centrale +2N6 O0N0 
Alberta ALBERTA POWER LTD. Battle River Capacity change - Changement de capacité -890 
Sheerness New plant - Nouvelle centrale +382 950 
THE CANADIAN SALT CO. LID. Lindbergh Capacity chanae - Changement de capacité +960 
British Columbia - Colombie- MACMILLAN BLOEDEL LID. Harmac Plant closed - Centrale fermée -36 750 
Britannique 
Port Alberni Plant closed -Centrale fermée -26 000 
TOTAL +521 270 
Internal Combustion - Combustion interne kW 
Newfoundland - Terre- NEWF OUNDLANDLAND LABRADOR Croque Plant closed - Centrale fermée -160 


Neuve HYDRO 


Changes Involving Generating Capacity were as Follows - Continued 


Les changements concernant la capacité des générateurs était comme suit - suite 


Internal combustion - Combustion interne kW 
Grandois Plant closed - Centrale fermée -140 
Main Brook Capacity change - Changement de capacité +450 
Nain Capacity change - Changement de capacité -400 
Pond Cove Capacity chanae - Changement de capacité +9850 
Québec HYDRO QUEBEC Ivujivik Capacity change - Chanaement de capacité +615 
La Romaine Capacity chanae - Changement de capacité +400 
Povunanituk Capacity chanae - Changement de capacité +500 
Manitoba MANITOBA HYDRO God's Lake Marrows Capacity change - Changement de capacité +200 
Grandville Lake Plant closed - Centrale fermée -60 
Oxford House Capacity change - Changement de capacité +300 
Pukat awaqan Plant closed - Centrale fermée -700 
Red Sucker Lake Capacity change - Chanqement de capacité +125 
St. Theresa Capacity change - Changement de capacité +200 
Wasaqomach Capacity change - Changement de capacité +200 
Saskatchewan NORTH SASK ELECTRIC LTD. Fond Du Lac Capacity change - Changement de capacité +50 
Alberta ALBERTA POWER LTD. Fort McMurray Capacity change - Chanqement de capacité +2 100 
Fox Lake Capacity change - Changement de capacité +150 
Garden Creek Capacity change - Changement de capacité +210 
Jasper Capacity change - Changement de capacité -3 900 
Jean D'or Prairie Capacity change - Changement de capacité -35 
Marianna Lake Capacity change - Changement de capacité +65 
Panny River New plant - Nouvelle centrale +450 
Skunk Lake New Plant - Nouvelle centrale +250 
British Columbia - Colombie- BRITISH COLUMBIA HYDRO & POWER Dease Lake Capacity change - Chanqement de capacité +600 

Britannique AUTH. 
Eddontena Jon Capacity chanae - Changement de capacité +350 
Fort Nelson Capacity change - Chanqement de capacité -1 900 
Kitkatla Capacity change - Changement de capacité -400 
Lytton Capacity change - Chanqement de capacité +500 
Masset Capacity change - Changement de capacité -600 
Telegraph Creek Capacity change - Chanqement de capacité +250 
Zeballos Plant closed - Centrale fermée -1 600 
CANADIAN FOREST PRODUCTS LTD. Englewood Capacity change - Changement de capacité -590 
CASSIAR MINING CORP. Fi sepece Resources Capacity change - Changement de capacité +100 
liv. 
NORTHERN CANADA POWER COMM. Field Capacity change - Chanqement de capacité -12 
Yukon NORTHERN CANADA POWER COMM. Johnsons Crossing Capacity change - Changement de capacité -13 
YUKON ELECTRIC CO. LID. Beaver Creek Capacity change - Changement de capacité +50 
Teslin Capacity change - Changement de capacité -300 
Watson Lake Capacity change - Chanqement de capacité +2 050 
Northwest Territories - NORTHERN CANADA POWER COMM. Baker Lake Capacity change - Chanqement de capacité -210 
Territoires du Nord-Quest 

Cape Dorset Capacity change - Changement de capacité -120 
Chesterfield Inlet Capacity change - Changement de capacité +250 
Coppermine Capacity change - Changement de capacité -60 


Changes Involving Generating Capacity were as Follows - Concluded 


Les changements concernant la capacité des générateurs était comme suit - fin 


Internal combustion - Concluded - Combustion interne - fin kW 
Northwest Territories - NORTHERN CANADA POWER CO Coral Harbour Capacity chanae - Chanaement de capacité +750 
Concluded - Territoires 
du Nord-Ouest - fin 
Fort Simpson Capacity change - Chanqement de capacité -1 800 
Grise Fiord Capacity change - Changement de capacité -120 
Iqgloolik Capacity change - Changement de capacité +140 
Inuvik Capacity change - Changement de capacité +365 
Lac La Marte Capacity change - Chanqement de capacité -20 
Nahanni Butte Capacity chanae - Chanqement de capacité +50 
Norman Wells Capacity change - Chanagement de capacité -825 
Pangnirtung Capacity change - Chanaement de capacité -120 
Paulatuk Capacity change - Changement de capacité +40 
Pont Inlet Capacity change - Chanqement de capacité -60 
Rankin Inlet Capacity change - Changement de capacité -60 
Resolute Bay Capacity change - Chanqement de capacité -5N0 
Sachs Harbour Capacity chanae - Changement de capacité +100 
Tuktoyaktuk Capacity change - Chanqement de capacité -60 
Yellowknife Capacity change - Chanqement de capacité -240 
Northwest Territories - NORTHLAND UTILITIES (NWT) LTD. Fort Providence Capacity change - Changement de capacité +100 
Territoires du Nord-Quest 
Hay River Capacity change - Changement de capacité +140 
TOTAL -1 355 
Gas turbine - Turbine a gaz kW 
Ontario ONTARIO HYDRO A.W. Mamby Plant closed - Centrale fermée -65 280 
Bruce A Capacity change - Chanaement de capacité -240 
Bruce B Capacity change - Changement de capacité -13 900 
Bruce Heavy Water Capacity change - Chanaement de capacité +3 300 
J. Clark Keith Capacity chanae - Changement de capacité -] 100 
Lakeview Capacity change - Changement de capacité -3 300 
Lambton Capacity change - Chanqement de capacity -3 300 
Nanticoke Capacity change - Chanaement de capacité -3 300 
Pickering A Capacity change - Changement de capacité -15 ONO 
Richard L. Hearn Capacity change - Changement de capacité -3 300 
Thunder Bay Capacity change - Changement de capacité -5 100 
TOTAL -11N 520 


10 


The following plants, although included as part of generating capacity, are either in "Reserve Shutdown" (the removal of 
unit(s) from service for economy or similar reasons) or "Out-of-service" (unit(s) not operational subject to major repairs). 
In both cases, they are usually unavailable for longer than one year. 


Les centrales suivantes, méme si elles sont incorporées dans le total de la capacité de production, constituent soit des 
centrales fermée pour des raisons d'économie ou d'autres raisons mais qui sont conservées 4 titre de réserve, soit des cen- 


trales hors d'usage qui ne sont pas opérationnelles 4 cause de réparations majeures. Dans les deux cas, ces centrales ne 
. . . ’ 
peuvent étre utilisées pour au moins un an. 


kW 
NOVA SCOTIA POWER Lower Water Street (Steam) 165 000 
ATOMIC ENERGY OF CANADA LTD. Douglas Point (Steam) 220 000 
Gentilly 1 (Steam) 266 400 
ONTARIO HYDRO A.W. Manby (Gas turbine) 65 280 
Detweiler (Gas turbine) 65 280 
J. Clark Keith (Gas turbine) 7 500 
J. Clark Keith (Steam) 264 000 
Lennox (Steam) 2 295 000 
Lennox (Gas turbine) 5 000 
Richard L. Hearn (Steam) 1 200 000 
Richard L. Hearn (Gas turbine) 22 500 
Sarnia Scott (Gas turbine) 62 640 
SASKATCHEWAN POWER CORP. A.L. Cole (Steam) 105 O00 


TOTAL 4 743 600 


HEADING EXPLANATIONS AND NOTES 


All Equipment 


Plant name. Where the plant has no official 
name, a name (usually the same as its loca- 
tion) has been assigned. 


Latitude and longitude. In degrees and mi- 
nutes. 


Year. - Year of installation. 


Manufacturer. See codes. 


Hydro 


Water supply. Name of lake, creek, river or 
reservoir. 


Operating head. Given in metres, the ave- 
rage annual maximum, minimum and normal. 


Average annual flow. Expressed in cubic 
metres per second. 


Runner. See codes. 
RPM. Revolutions per minute. 
Head. Design head given in metres. 


Turbine capacity. Given in kilowatt. 


Steam 

Steam. Steam conditions expressed in kilo- 
pascal and degrees Celsius: steam production 
expressed in megagram per hour. 


Types). See codes. 


Throttle. Throttle conditions in kilopascal 
and degrees Celsius. 


RPM. Revolutions per minute. 

Capacity. Maximum continuous kilowatt 
rating. 

Internal Combustion 

Types. See codes. 


RPM. Revolutions per minute. 


Gas Turbine | 
Cycle. See codes. 
Shafts. Number of shafts. 


Capacity. Kilowatt capacity at ambient tem- 
peratures of -18° and 30° Celsius. 


EXPLICATION DES TITRES ET DES NOTES 


Tout genre 


Nom de la centrale. Lorsque la centrale n'a pas 
de nom officiel, on lui a affecté un nom (le plus 
souvent, celui de l'emplacement). 


Latitude et longitude. En degrés et minutes. 


Année. Année d'installation. 


Fabricants. Voir codes. 


Hydro 


Source hydraulique. Nom du ruisseau, du fleuve, 
de la riviére ou du réservoir. 


Hauteur de chute. En metres, moyenne annuelle 
maximum, minimum et normale. 


Débit annuel moyen. En metres cubes par seconde. 


Turbine. Voir codes. 
T/MN. Nombre de tours a la minute. 
Chute. Hauteur théorique de chute, en métres. 


Capacité de turbine. Donnée en kilowatt. 


Vapeur 


Vapeur. Pression dynamique de la vapeur en kilo- 
pascal et température en degrés Celsius: produc- 
tion de vapeur en megagramme par heure. 


Type. Voir codes. 


Soupage. Pression dynamique a la soupage en 
kilopascal et température en degrés Celsius. 


T/MN. Nombre de tours @ la minute. 

Capacité. Puissance nominale maximum continue. en 
kilowatts. 

Combustion interne 

Type. Voir codes. 


T/MN. Nombre de tours & la minute. 


Turbine & gaz 


Cycle. Voir codes. 
Arbres. Nombre d'arbres. 


Capacité. Puissances en kilowatt et aux tempéra- 
tures ambiantes de -18° et de 30° Celsius. 


EQUIPMENT MANUFACTURERS - FABRICANTS D‘ EQUIPMENT 


ALLIS CHALMERS 

ALLIS CHALMERS BULLOCK 

ASSOCIATED ELECTRICAL INDUSTRIES 
AND CANADIAN GENERAL ELECTRIO 

ASSOCIATED ELECTRICAL INDUSTRIES 

AMME, GIESECHE AND KONEGEN 

ATLAS IMPERIAL 

AMERICAN LOCOMOTIVE 

W.H. ALLEN AND SONS 

ALKO 

ALLISON 

AMERICAN MOTORS 

AMES 

ANDERSON 

ANGUS 

ALSTHOM NEYRPIC MARINE LTD 

ANSALDO 


ASEA 
reece SAVOISINE, MARINE INDUSTRIES 
ARMSTRONG WHITWORTH 


S$. BARBER 

BROWN BOVERI CANADA LTD 
BURKE ELECTRIC 

BEMAC 

BESSEMER 

BARBER HYDRAULIC TURBINE CO. 
BLACKSTONE 

BALDWIN 

BELLIS AND MORCOM 
BOVING 

BRUCE PEEBLES 

BRUSH ELECTRIC 

BRITISH THOMSON HOUSTON 
BUDA 


BABCOCK - WILCOX 
BABCOCK - WILCOX AND GOLDIE MCCULLOCH 


CANADIAN ALLIS - CHALMERS 
CAM INDUSTRIES 

CANRON 

CATERPILLAR 

COOPER BESSEMER 

CHARLES BARBER 

CANADIAN CROCKER WHEELER 
COMBUSTION ENGINEERING 
CEGELEC 

CENTURY 

CANADIAN FAIRBANKS MORSE 
CANADIAN GENERAL ELECTRIC 
CHICAGO PNEUMATIC 
CANADIAN INGERSOLL RAND 
CLEAVER BROOKS 

CLEVELAND 

CLIMAX 

CUMMINS ONAN 

COLUMBIA ELECTRIC 
COMPTON PARKINSON 
CROSSELEY BROTHERS 

W.M. CRAMP 

CROCKER WHEELER 

CUMMINS ENGINE 

CURTIS 

CANADIAN VICKERS 
CANADIAN WESTINGHOUSE 


DALE ELECTRIC 

DOMINION BRIDGE 

DOMINION BRIDGE-SULSER LTD 
DOBLE - CALEDONIA IRON WORKS 
DETROIT DIESEL 

DELCO 


DEUTZ 
DOMINION ENGINEERING WORKS 
DICK - KERR 

DORMAN 

DELAVAL STEAM TURBINE 
DOMINION TURBINE 


ELECTRIC CONSTRUCTION 
ERIE CITY IRON WORKS 
ENGLISH ELECTRIC 
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ENGLISH ELECTRIC OF CANADA 
ENTERPRISE ENGINE AND FOUNDRY 
ELLIOT 

ELECTRO MOTORS 

ELECTRIC PRODUCTS 

ELECTRIC MACHINERY 

EDGE MOOR IRON 

E.M. SYNCHRONDUS 

ENGLER ELECTRIC 


FRASER AND CHALMERS 
FORENADE ELECTRIKA 
FAIRBANKS MORSE 
F.M. MCLAREN 
FINNING TRACTOR 


JI 
FOSTER WHEELER 
F.W. PACKAGE 


GABRIEL 

GENERAL DIESEL 

GENERAL ELECTRIC 
GENERAL ELECTRIC OF ENGLAND 
GILBERT, GILKES, GORDON 
GUTE HOFFNUNGSHUTTE 
GIGGS 

GARBE LACKMEYER 

GENERAL MOTORS 

GRANDI MOTORI TRIESTE 
GOLDIE MCCULLOCH 
GOTAVERKEN 


HAUS ALLIS 

HAMILTON 

HARLAND 

HERCULES 

HITACHI LTD 

HOLYOKE 

HOUCHIN 

J. HOWDEN 

HOWDEN PARSONS 

HAWKER - SIDDELEY - BRUSH INTERNATIONAL 


IDEAL ELECTRIC 

INTERNATIONAL GENERAL ELECTRIC 
INTERNATIONAL HARVESTER 
IMPERIAL ELECTRIC CO. 

I.P. MORRIS 

INGERSOLL RAND 


JOHN BROWN ENGINEERING CO. LTD 
JOHN INGLIS 

JAMES LEFFEL 

JENKES MACHINE 

J.M. VOITH 

A. JOHNSON 

JOHN THOMPSON LEORAND 


KATO ENGINEERING 
KERR 


K. MAJOR (HAWKER SIDDLEY) 
KARLSTADS MEKANISKA WERKSTAD 
KOHLER 


LOUIS ALLIS 

LEFFEL - ALLIS CHALMERS 
LASALLE 

LISTER BLACKSTONE 
LANCASHIRE DYNAMO AND MOTOR 
LEFFEL 

LEITTEL 

E. LEONARD 

LIMA 

LISTER 

LENINGRAD METAL WORKS 
LAWRENCE SCOTT 

LEROY SOMER 


MASCHINENFABUK AUGSBURG 
MARATHON 

MONTREAL ARMATURE WORKS 
MERCEDES - BENZ 

MIRRLESS BICKERTON AND DAYE 


n 
(ad 
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EQUIPMENT MANUFACTURERS - FABRICANTS D’ EQUIPMENT 


MD MURPHY DIESEL SENG SKINNER ENGINEERING 
MDE MIRRLESS DIESEL ENGINEERING SGE SWEDISH GENERAL ELECTRIC 
MEMA MERCIER MACHINERY SGSL SWEDISH GENERAL ELECTRIC AND STAHL LAVAL 
MIL MARINE INDUSTRIES LTD SHO SHINKO 
MITI MITSUBISHI SL. SUPERIOR IDEAL 
MITS MITSUI SLAV STAHL LAVAL 
MLW) MONTREAL LOCOMOTIVE WORKS SMS_ S. MORGAN SMITH 
MOOR MOORE SOCE SOLAR - CENTAUR 
MP MATHER AND PLATT SPAN SPANNER 
MRBL MIRRLEES BLACKSTONE SS SIEMENS - SCHUCKERT 
MSI S$. MORGAN SMITH INGLIS STAM STAMFORD 
MST MOORE STEAM TURBINE STEN STEPHENS 
MUR MURRAY SULZ SULZER 
MVIC METROPOLITAN - VICKERS 
MWM MOTOREN - WERKE - MANNHEIM TA TAMPER 
TES QUERRY 
NAPA NAPANEE TH  THRIGE 
NATL NATIONAL TIW TORONTO IRON WORKS 
NE NATIONAL ENGINEERING TOBA TOSHIBA 
NEYC NEYRPIC TR — TRANE 
NF NANAIMO FOUNDRY TURB TURBODYNE 
NNS NEWPORT NEWS SHIPBUILDING 
NOBG NORDBERG UIW UNION IRON WORKS 
NOBO NOHAB BOFORS 
NOHB NOHAB VENG VIVIAN ENGINES 
NOPO NOHAB POLAR VEW VANCOUVER ENGINEERING WORKS 
NS NATIONAL SUPPLY VICK VICKERS 
VIW VANCOUVER IRON WORKS 
OERL OERLIKON VKEL VICKERS KEELER 
ONAN ONAN VKID VICKERS KIDWELL 
OREN ORENDA VOLC VOLCANO 
OSSB OSSBERGER LTD. VOLV VOLVO 
VS VULCAN STIRLING 
PARS C.A. PARSON VUIW VULCAN IRON WORKS 
PAXM DAVID PAXMAN 
PB PETER BROTHERHOOD WAUM WAUKESHA MOTOR 
PD PELTON DOBLE WE _ WESTERN ELECTRIC 
PE PALMER ELECTRIC WEST WESTINGHOUSE 
PIW PLATT IRON WORKS WH _ WILLIAM HAMILTON 
PSM PUGET SOUND MACHINERY WHIT WHITE 
PV  PETBOW VULCAN WISC WISCONSIN 
PW PRATT AND WHITNEY WK WILLIAM KENNEDY 
PWw PELTON WATER WHEEL WM — WORTHINGTON - MOORE 
WORT WORTHINGTON 
REEL REPUBLIC ELECTRIC WP WORTHINGTON PUMP 
RENG ROBB ENGINEERING : WSM WELMAN SEAVER MORGAN 
RH RUSTON AND HORNSBY WWE WATERWHEEL ERECTORS LTD 
RHL RUSSEL - HIPWELL LISTER WWT WICKER WATER TUBE 
RHM RODNEY HUNT MACHINE WYSS ESCHER WYSS 
RPAX RUSTON PAXMAN 
RRAM ROLLS ROYCE AVON MARK YARN YARON 
RWT ROBB WATER TUBE 
ZURN ZURN 


SCMK SCHOONMAKER 


TYPE OF RUNNER - TYPE DE TURBINE 


IP IMPULSE PELTON - A ACTION, PELTON 

RF REACTION FRANCIS - A REACTION, FRANCIS 

RPF REACTION FIXED PROPELLER ~ A REACTION, A HELICE FIXE 

RPK REACTION ADJUSTABLE PROPELLER,KAPLAN - A REACTION,A PALES ORIENTABLE 


TYPE OF PRIME MOVER, STEAM - TYPE DE MOTEURS PRIMAIRES, VAPEUR 


B BACK PRESSURE - A CONTRE PRESSION 

C CONDENSING - A CONDENSEUR 

D DOUBLE EXTRACTION - A DOUBLE PRELEVEMENT 
E EXTRACTION - A PRELEVEMENT 

P PASS OUT - A SOUTIRAGE CONTINU 


TYPE OF ENGINE, INTERNAL COMBUSTION - TYPE DE MOTEUR, COMBUSTION INTERNE 


D DIESEL 
S SPARK ~- A ALLUMAGE ELECTRIQUE 


CYCLE, GAS TURBINE - CYCLE, TURBINES A GAZ 


C COMBINED - COMBINE 
S SIMPLE 
R REGENERATING - REGENERATION 
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INSTALLED GENERATING CAPACITY 
PUISSANCE GENERATRICE INSTALLEE 


PERCENTAGE PERCENTAGE 
= KILOWATTS INCREASE OR 
POURCENTAGE DECREASE 
1984/1985 
ACCROISEMENT 
1 EN POURCENTAGE 
1384 1985 1984 1985 OU DIMINUTION 
TYPE 
HY DRO rtetete ie =rsiscatalace cv si's oiniovs efeveretova stelelsieoeneiovoieral'stoicteys' ere teletonel Pan-talPekeralet= Sigel 57.8 54 943 399 55 879 819 1.6 
STIAME —eIVAR EUR) cienchere's ai roie's « cpsicicre ete retetelsieleleliole sy eieyens ale ott vemenaicnotaist ste lore 39.1 33.1 37 309 323 37 831 133 173 
INTERNAL COMBUSTION - COMBUSTION INTERNE ...............-------- 0.6 0.5 elt) (32 576 457 AVE 72 
GASSTURBINEs =e TURBINEM@As GAZei reer ctereterettetettetel- 5-1 > <1 -\eber ietatet at cle¥eRehate!<] 25 Zaid 2 387 105 252765585 -4.6 
PROVINCE 
NEWEOUNDEAND MoaMiCRRENE UV Espcmptcvettole sieteretoiatatererslaterale cietetale tater elarstcle (sere US UBS) 6 968 765 7 316 315 4.9 
PRINCE EDWARD ISLAND - ILE-DU-PRINCE-EDOUARD ................... 0.1 0.1 122 486 122 486 0.0 
NOVARS COMA = NOUVEELE-ECOSSEge 28. co aeeret. steitics dete eieltatetels 3 Nats <. 2.4 2.4 74 Sieh (ose 2 EA ENC 0.7 
NEWOIBRUNSWICKs —" NGUVEAU-BRUNSWICK 20 2 < © <tolcretatel-ionstoltod-est~ atl Hele «1 3.6 3.6 3 479320 3-473 320 0.0 
BUI 5G 5 AOS ORS SRA Gop ecneooE tec coeBaudodean deco 9 600 28.2 Zhe, 26 938 404 26 3990 926 0.1 
ONENOUN: Soo Ge bots ao po Ooe enn conooDcodCEnds bodoteetsobbanéct sos 30.4 30.1 28 949 354 239 081 414 0.4 
HCL Y Co GES Cee Sune oobM ee dobordosuGGotsde! bod o bh hd bcd 6c Boe 4.3 4.2 4141 180 4 141 445 0.0 
SAS CAME EUAN sons SSbod Sodcnccconcodr coon eooodboddoscnebeseseccaue 7o5 Uf Zot 2 658 282 2 693 832 Jac 
INUSEIMYN cososo ne beSc00ebD 500 oo ano Ob Cou HbUEDOGO Ropes bus Sob bodes U5 7.8 7 219 804 7 602 114 BZ 
BRITISH COLUMBIA = COLOMBIE-BRITANNIQUE << aSeta-1. Spcveselerete l= 2 tate <1 12.6 12.8 12 042 835 12 450 768 Bie 
MAUIG Ga coos bos dasusuaspsqgesosunedos soccsoocndénc bSsools shod. ons 0.1 0.1 121 200 W747 RIES 1.4 
NORTHWEST TERRITORIES - TERRITOIRES DU NORD-OUEST .............. 0.2 0.1 192 017 189 557 Shes 4 
CONET DENTAL CONFIDENT EL verso. <1- crete epetedcr. tetctet tate stat ctteie ete ent otens =) < 0.0 0.0 35 500 0 0.0 
OWNERSHIP - CATEGORIE 
PUBLIC TUTE SiR ERVICESMPUBL TC Sire er verte rct= else aistalel <1 atetadeke Mettetens) <1 85.3 85.7 81 Sil 937 98258255792 lee 
PRIVATEMUIRLET mies =" SERVICES PRIVES).c.cn. scarce ts ecam ese eaees Los Mots (eZZaN 93 t eOOVEISs 523 
ENDUSTR YR EVABEISSEMENT OS: TINDUSTIRI ELS operpcrsrtersterretstetcierstercisict sieves rs 6.4 6.3 Ey Bek (3 et) ie SURE, 
RONG Gods G6 pac so coo aeahodaupoce GndoU Oban CoO aS Geno Pole coe hoe 100.0 100.0 95 224 239 96 564 054 1.4 
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GENERATING CAPACITY AS OF DECEMBER 31, 1985 
CAPACITE DES GENERATEURS AU 31 DECEMBRE, 1985 
GENERATORS - GENERATEURS 


PUBLIC PRIVATE 
UTILITIES UTILITIES INDUSTRIES 
= = 2 TOTAL 
SERVICES SERVICES INDUSTRIEL 
PUBLICS PRIVES 
KILOWATTS 
TOTAL 
NEWROUNDUAND MS mERRE-NEUVE mrroperstcreistey cists eiele ciele slatereicio <iciatelelspsrctel ice 6 897 371 311 209 107 735 7 316 
PRINCE EDWARD! ISLAND! =" TLE-DU=PRINCE-ESOQUARD! 2... 0.528. e ewe -11 136 111 350 0 122 
NOVABSCOMIAR=SNOUVEELESECOSSE ste. ecrecis cr cis e's siclnislols oti eae 2 286 510 0 86 380 2 372 
NEW BRUNSWICK - NOUVEAU-BRUNSWICK ...............0 ccc cee ee scons 3 287 928 36 740 154 652 3 479 
QUISHEC - oocodb 60 Ob BOOS 35 4654 Sebo D ONCE AS USOS HOEOSUO ORO OONGG? OH 23 7396 382 574 480 2 620 064 26 990 
SARE) co onto Oo.OsbDO 00 0O9 ADOOU GOD Hno0 OOnaU EDO Oa bObD OU AGU GH OaDnaS 27 913 369 342 150 825 895 23 081 
dA POO) YN eS Aer cocaeio 0 66 010.65 do od 6 SAID OOO ORO DRESS 15 Croce Cr 4 110 510 0 30 935 4 14) 
Gas adGhscd50000 so 3 gdh obo SbocooDGuOODUDOGO Odo bOabaOU Doc’ Ze5Sim SiO 0 102 522 2 693 
AL BERIVA menerertetay-fevereior evar <tarerstereretetere) sustoreler clots stele ofalo eterete aicreietet ereneiavce/aerer 1 198 000 6 006 979 337 1135 7 602 
eee COLUMBIA - COLOMBIE-BRITANNIQUE ..................--..-. 10 471 192 202 525 eat? 1O5)\ 12 450 
MUMEL cos oosdes cop otao boas DS CpG Ope oD ED OORONO a DaOOLS On daGOKe 110 707 12 280 0 122 
NORTHWEST TERRITORIES - TERRITOIRES DU NORD-OQUEST .............. US Sire7, 10 270 27 910 183 
CONET DEN RIALS —sCONPIOEN IEW cere cree teveyers eisie sirieicle i atel-nerels ofeteietere etre 0 0 
WUE socontobbscccuvobeananeano boos osu dad 0UObe GOO S bos Oso nt 82 825 792 7 607 983 6 130 279 96 564 
HYDRO 
NEWLOUNDEANDESETERRE=NEUVE Me toreteverencl=tcleleretelctolete lc) areleleustels|evesratste rele lol sists 6 260 870 218 650 80 135 6 559 
PRINCE EDWARD ISLAND «= ILE-DU-PRINCE-EDOUARD ................... 0 0 0 
NOVA SCOMMAR= SNOUVECEESECOSSE coe cise ters oe) cia elelwl wrelcl ale rels/e cers) sietetentie 373 200 0 5 000 384 
NEWSBRUNSWICK T= NOUVEAUSBRUNSWICK: ce ceric cic ee cis wieas eeiels clotnentans 8439 850 35 740 17 440 903 
QWAIES. cas amondopounso. cco oUseUGnd CUO OSDOD GRO o OGD OUD Ob Boe BOCOr 21 779 988 574 480 2 574 064 24 928 
GIANG) coca cadgcc os Gocn. DOD DONO OO OU COOGUOCOUD OC OOOK ODO ON OpOOUs GS 6 526 103 336 380 3039 045 Com 
LIAPOROEYA cdasaGoondos vo >t 6 GOI BOO.00 Oc SD COD OCU OdU Gd DUO OSS EEO eae 3 641 100 0 3 641 
ee aes SORdSOOKS OCOD GO OCUO CORDS UON Dg DGDbOODOGOOOOEOOEbOOEL 552 940 0 22 560 575 
INUSEMIN oc oSd nS oddidabconeDdongodono dono sooUeoUUGouuODODO Oe COUaaL 0 733 700 733 
BRITISH COLUMBIA’ — COLOMBIESBRIWANNIGQUE Some... 3 ee ce ee 3 340 702 202 325 1 308 847 10 851 
NUK ONibterancietsrauasererstate is(ole) eMetrics Maa state ecsvcustel al averse eiece, oie 0 evel Pere leteere aes 80 0390 1 650 81 
NORTHWEST TERRITORIES - TERRITOIRES DU NORD-OUEST .............. 45 600 0 3 360 48 
CONRIDENTIAES— (CONPIDENDUEI es ec eteveie ore orelsc coins slo sis oie ema ete 0 0 
UOWINE csoseossobans3.5 $67 odd 656 GC CUUI OSS COD S56 BOO OOO CSCIC BAD 49 456 443 ZaOZea 25 4 320 451 55 879 
STEAM - VAPEUR 
NEWEOUND LANDER SMERRESNEUM Empera eterstereteterateeetala sire oils) ae elcersiel oi ieey a meena 450 000 30 000 24 600 504 
PRINCE EDWARD ISLAND - ILE-DU-PRINCE-EDOUARD ................... 0 70 500 0 70 
NOVARSCOMPARSINOUVELEECECOSSE ene cicetlen ce eee ic inl cie oe sells eras 1 702 310 0 80 780 1 783 
NEWOBRUNSWICK = NOUVEAUSBRUNSWICK) Soe 2s co ieee o accle © oe eens ai eieiers 2 410 865 0 Not Zz 2 548 
CUES cs Soonso oon oo bong bovbc HOU POU O CO OUD ENON Ob DB OOO EO OCOD Ebb. S bi 1 551 400 0 37 750 1 589 
ONTHARGT Glierepesayarcte ta verona a¥a/tePetetata stay ola co cialelaie is crete! coy sis) /st/stevoye, cleraiisi avec onenoneeehede 20 947 000 0 335 800 fei PAN 
REN MO OLN ocomeGedoeodios d.o Bcb CGA SOMO CUES COORD CREDO OGEMOS dO SIo dc .c 4139 000 0 26 800 445 
SASIWAMOIIEWAN mete rate oierol el crepenetcite stators: Tore clc sieietele) ciere/ = cfovst ler ao\a <retsvcrsuens aaah 1 877 300 0 79 462 1 956 
AUSSI Sac abocgucoR dod 6 oho pep anOem@uaED SOUODCOOUOO AO OO DUO GeS Obde 1 043 000 5 071 460 184 285 6 298 
ard a COLUMBIA = COLOMBIESBRITANNIQUE ......-........ laeln- oe 912 BoP C 439 ies 135i 
NORTHWEST TERRITORIES - TERRITOIRES DU NORD-OUEST .............. 0 0 0) 
CONRIDENTMIAR es CONE TD ENTPUE ee ore error clc choys lero) ciel) terele’ <=) lanehe ened eta > 0 0 0 
UWE aonSsSsaccpocs 6 CoCo LB OOe OUD OO CODE OSh DOO UCC Uno > cdc 6c Sl) 3130375 5 171 960 1 345 858 37 831 
INTERNAL COMBUSTION - COMBUSTION INTERNE 
NEWEOUNDEANDR SS MERRE-NEWVIE @aacic <craccleinictersele'elei © cleleie.s «cin 1s stelelereralc 64 351 14 319 3 000 81 
PRINCE EDWARD ISLAND - ILE-DU-PRINCE-EDOUARD ................... 11 136 0) 0 11 
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CONRTDENT Alem CONRTDE Nilet Elemarrcretatarstcnsisiete = otaste ia cists) ohetelet stator eraisrael tere 0 0 
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HYDRO AND STEAM PLANTS WITH A GENERATING CAPACITY OF 100 000 KW OR MORE 
CENTRALES HYDROELECTRIQUES ET THERMIQUES A VAPEUR AYANT UNE CAPACITE GENERATRICE DE 100 000 KW ET PLUS 


UTILITY OR COMPANY PLANT CAPACITY 
SERVICES D‘UTILITE OU SOCIETE CENTRALE CAPACITE 
KILOWATTS 

HYDRO 

NEWFOUNDLAND - TERRE-NEUVE 

CHURCHILL FALLS LABRADOR CORP LTD CHURCHILL FALLS 5 428 500 

DEER LAKE POWER CO LTD DEER LAKE 124 651 

NEWFOUNDLAND & LABRADOR HYDRO BAY D ESPOIR 613 000 
CAT ARM 143 450 

NOVA SCOTIA - NOUVELLE-ECOSSE 

NOVA SCOTIA POWER CORP WRECK COVE 200 298 

NEW BRUNSWICK - NOUVEAU-BRUNSWICK 

NEW BRUNSWICK ELECTRIC POWER COMM MACTAQUAC 637 800 
BEECHWOOD 112 500 

QUEBEC 

HYDRO QUEBEC teGez 5 328 000 
Leces 2 304 000 
Diges 1 767 000 
BEAUHARNOIS 1 622 860 
MANIC #5 1 292 000 
MANIC #3 1 183 200 
MANIC #2 1 015 200 
BERSIMIS #1 312 000 
OUTARDES #3 756 200 
BERSIMIS #2 655 000 
CARILLON 654 500 
OUTARDES #4 632 000 
OUTARDES # 2 453 900 
TRENCHE 237 000 
BEAUMONT 243 000 
PAUGAN 222 600 
LA TUQUE 218 000 
RAPIDE BLANC 186 600 
MANIC #1 184 410 
SHAWINIGAN #3 171 900 
SHAWINIGAN #2 163 000 
LES CEDRES 162 000 
GRAND-MERE 149 575 
RAPIDE DES ILES 146 520 
CHELSEA 144 000 
LA GABELLE 136 580 
PREMIERE CHUTE 124 200 

LA CIE HYDROELECT MANICOUAGAN MCCORMICK DAM 303 750 

SOC D'ELECT ET DE CHIMIE ALCAN LTEE CHUTE DES PASSES 742 500 
SHIPSHAW 717 000 
ISLE MALIGNE 336 000 
CHUTE A LA SAVANNE 187 250 
CHUTE DU DIABLE 187 250 
CHUTE A CARON 180 000 

ONTARIO 

ONTARIO HYDRO SIR ADAM BECK #2 1 223 600 
ROBERT H SAUNDERS 912 000 
SIR ADAM BECK #1 457 300 
DES JOACHIMS 360 000 
ABITIBI. CANYON 233 825 
LOWER NOTCH 228 000 
OTTO HOLDEN 205 200 
WELLS 203 300 
SIR ADAM BECK P&G 176 700 
OTTER RAPIDS 174 800 
STEWARTVILLE 153 000 
BARRETT CHUTE 152 400 
MOUNTAIN CHUTE 139 500 
AUBREY FALLS 130 150 
HARMON 123 200 
PINE PORTAGE 128 700 
KIPLING 125 400 
CHENAUX 122 400 
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HYDRO AND STEAM PLANTS WITH A GENERATING CAPACITY OF 100 000 KW OR MORE 
CENTRALES HYDROELECTRIQUES ET THERMIQUES A VAPEUR AYANT UNE CAPACITE GENERATRICE DE 100 000 KW ET PLUS 


UTILITY OR COMPANY PLANT CAPACITY 
SERVICES D’UTILITE OU SOCIETE CENTRALE CAPACITE 
KILOWATTS 


HYDRO - CONCLUDED 


LITTLE LONG 121 600 
DECEW FALLS #2 115 200 
ONTARIO POWER 101 455 

MANITOBA 

MANITOBA HYDRO KETTLE RAPIDS 1 224 000 
LONG SPRUCE 980 000 
GRAND RAPIDS 437 000 
KELSEY 236 250 
JENPEG 186 000 
SEVEN SISTERS 150 000 
GREAT FALLS 132 000 

SASKATCHEWAN 

SASKATCHEWAN: POWER CORP SQUAW RAPIDS 273 900 
COTEAU CREEK 167 940 
ISLAND FALLS 105 100 

ALBERTA 

TRANSALTA UTILITIES CORP BRAZEAU 305 500 
BIGHORN 118 000 

BRITISH COLUMBIA - COLOMBIE-BRITANNIQUE 

ALCAN SMELTERS & CHEMICALS LTD KEMANO 812 800 

BRITISH COLUMBIA HYDRO & POWER AUTH GORDON M SHRUM 2 416 000 
REVELSTOKE 1 843 000 
MICA 1 736 000 
PEACE CANYON 700 000 
SEVEN MILE 607 500 
KOOTENAY CANAL 529 200 
BRIDGE RIVER #2 248 000 
BRIDGE RIVER #1 180 000 
JORDAN RIVER 150 000 
CHEAKAMUS 140 000 
JOHN HART 120 000 
RUSKIN 105 600 

COMINCO LTD WANETA 292 500 


BRILLIANT 108 800 


- 18 - 


HYDRO AND STEAM PLANTS WITH A GENERATING CAPACITY OF 100 000 KW OR MORE 
CENTRALES HYDROELECTRIQUES ET THERMIQUES A VAPEUR AYANT UNE CAPACITE GENERATRICE DE 100 O00 KW ET PLUS 


UTILITY OR COMPANY PLANT CAPACITY 
SERVICES D‘UTILITE OU SOCIETE CENTRALE CAPACITE 
KILOWATTS 

STEAM - VAPEUR 

NEWFOUNDLAND - TERRE-NEUVE 

NEWFOUNDLAND & LABRADOR HYDRO HOLYROOD 450 000 

NOVA SCOTIA - NOUVELLE-ECOSSE 

NOVA SCOTIA POWER CORP LINGAN 632 800 
TUFTS COVE 355 000 
POINT TUPPER 228 510 
TRENTON 210 000 
LOWER WATER STREET 165 000 

NEW BRUNSWICK - NOUVEAU-BRUNSWICK 

NEW BRUNSWICK ELECTRIC POWER COMM COLESON COVE 1 050 000 
POINT LEPREAU 680 000 
COURTENAY BAY 263 365 
DALHOUSIE # 2 200 000 
DALHOUSIE # 1 100 000 

QUEBEC 

ATOMIC ENERGY OF CANADA LTD GENTILLY 1 266 400 

HYDRO QUEBEC GENTILLY 2 685 000 
TRACY 600 000 

ONTARIO 

ATOMIC ENERGY OF CANADA LTD DOUGLAS POINT 220 000 

ONTARIO HYDRO NANTICOKE 4 000 000 
BRUCE “A” 3 304 000 
LAKEVIEW 2 400 000 
LENNOX 2 295 000 
PICKERING A 2 168 000 
LAMBTON 2 000 000 
PICKERING B 1 620 000 
RICHARD L HEARN 1 200 000 
BRUCE “B” 845 000 
THUNDER BAY 400 000 
J CLARK KEITH 264 000 
ATIKOKAN 206 000 

MANITOBA 

MANITOBA HYDRO BRANDON 237 000 
SELKIRK 132 000 

SASKATCHEWAN 

SASKATCHEWAN POWER CORP BOUNDARY DAM 874 500 
POPLAR RIVER 591 800 
QUEEN ELIZABETH 241 000 
AL COLE 105 000 

ALBERTA 

A E C POWER LTD MILDRED LAKE 210 000 

ALBERTA POWER LTD BATTLE RIVER 740 110 
SHEERNESS 382 950 
H R MILNER 150 000 

EDMONTON POWER CLOVER BAR 660 000 
ROSSDALE 330 000 

TRANSALTA UTILITIES CORP SUNDANCE 2 200 000 
KEEPHILLS 806 400 
WABAMUN 582 000 
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HYDRO AND STEAM PLANTS WITH A GENERATING CAPACITY OF 100 000 KW OR MORE 
CENTRALES HYDROELECTRIQUES ET THERMIQUES A VAPEUR AYANT UNE CAPACITE GENERATRICE DE 100 000 KW ET PLUS 


UTILITY OR COMPANY PLANT CAPACITY 
SERVICES D‘'UTILITE OU SOCIETE CENTRALE CAPACITE 
KILOWATTS 


STEAM - CONCLUDED 


BRITISH COLUMBIA HYDRO & POWER AUTH BURRARD 912 500 


HYDRO 


HYDRO-ELECTRIQUES 


HYDRO 
OPERATING HEADS 
HAUTEUR DE CHUTE 


MAXIMUM MINIMUM NORMAL 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE 


ABITIBI-PRICE INC 
BISHOPS FALLS 11 10 10 


LATITUDE 49 01 

LONGITUDE 55 30 

EXPLOITS RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 195 


GRAND FALLS 33 32 33 


LATITUDE 43 01 

LONGITUDE 55 40 

EXPLOITS RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 170 


ASARCO INC 
BUCHANS BZ 48 50 


LATITUDE 48 49 

LONGITUDE 56 52 

BUCHANS LAKE 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 1 


CHURCHILL FALLS LABRADOR CORP LTD 
CHURCHILL FALLS 322 304 312 


LATITUDE 53 40 
LONGITUDE 63 80 
CHURCHILL RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 1 383 


DEER LAKE POWER CO LTD 
DEER LAKE 81 77 80 


LATITUDE 43 10 

LONGITUDE $725 

GRAND LAKES 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 132 


WATSONS BROOK 176 175 176 


LATITUDE 48 57 

LONGITUDE 57 57 

CORNER BROOK 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 4 
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MAIN TURBINES 
TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM 
ANNEE ET TURBINE 1/MN 
FABRICANTS 

1909 SMS RF 214 
1928 SMS RF 214 
1933. SMS RF 231 
1953 SMS RF 231 
1953 SMS RF 231 
1953. SMS RF 231 
1953 SMS RF 231 
1953. SMS RF 231 
1953. SMS RF 231 
1909 AGK RF 375 
1903 AGK RF 375 
1911 AGK RF 375 
1952 SMS RF 257 
1952 SMS RF 250 
1952 SMS RF Zon 
1952 SMS RF Zoe 
1955 DEW RF 120 
1927 = JMV RF 600 
1971 DEW RF 200 
1971 MIL RF 200 
1972 DEW RF 200 
1972) «MIL RF 200 
1973 DEW RF 200 
1973 MIL RF 200 
1973. DEW RF 200 
1974 MIL RF 200 
1974 DEW RF 200 
1974 MIL RF 200 
1974 = =MIL RF 200 
1925 Aw RF 360 
1925 AW RF 360 
1925 AW RF 360 
1925 AW RF 360 
1925 AW RF 360 
1925 AW RF 375 
1925 AW RF 375 
1929. NNS RF 214 
1329. NNS RF 214 
1350s EE RF 1000 
1358) "EE RF 1000 
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HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
IST63 Ge 550 1 500 
1928 WEST 550 1 500 
1953. WEST 6600 ZEOZS 
1953 WEST 6600 2 025 
1953. WEST 6600 2 025 
1953. WEST 6600 Zn O25 
1953 WEST 6600 Za0Z5 
1953. WEST 6600 2 025 
1953 WEST 6600 2 025 
17 175 
1903. BBC 600 1 500 
1903 BBC 600 1 500 
We. BBC 600 1 500 
1950 WEST 6600 4 000 
1950 WEST 6600 4 000 
1950 WEST 6600 4 000 
1950 WEST 6600 4 000 
1938 WEST 6600 22 000 
42 500 
Sde605 
1927 JMV 6300 1 760 
1 760 
1 760 
1971 CGE 15000 500 000 
1971 3=MIL 15000 475 000 
13i7/-2ee CGE 15000 500 000 
N92 MTL 15000 500 000 
1973 CGE 15000 500 000 
1973 MIL 15000 503 500 
1973 CGE 15000 500 000 
1974 MIL 15000 500 000 
1974 CGE 15000 500 000 
1974 MIL 15000 475 000 
13974 MIL 15000 475 000 
5 428 500 
5 428 500 
1325 ee Bits 6000 11 284 
1925 BTH 6000 11 305 
i) 4- ee 6000 11 305 
1925 BTH 6000 11 284 
1925 ~=BTH 6000 11 305 
devs festa! 6000 11 284 
WSVAS  (3ytitn 6000 11 284 
USZ9eGE 6000 22 800 
3 Z23e GE 6000 22 800 
124 651 
URE ale 4160 4 600 
19530 SEE 4169 4 600 
3 200 


133 851 


HYDRO 


OPERATING HEADS 
HAUTEUR DE CHUTE: 


MAXIMUM MINIMUM NORMAL 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE 


eer ere eeee 


IRON ORE CO OF CANADA 


MENTHEK 1 
LATITUDE 54 28 
LONGITUDE 66 36 


MENIHEK LAKE 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


NEWFOUNDLAND & LABRADOR HYDRO 


BAY D ESPOIR 178 
LATITUDE 47 56 
LONGITUDE 55 ares 


SALMON R AND GREY 
AVERAGE ANNUAL FLOW DEBIT ANNUEL 


CAT ARM 382 
LATITUDE 50 10 

LONGITUDE 56 45 

HINDS LAKE 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 
HINDS LAKE 213 
LATITUDE 49 05 

LONGITUDE Si 12 

HINDS LAKE 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 
SNOOKS ARM 83 
LATITUDE 43 51 

LONGITUDE 55 33 


SISTERS SYSTEM 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 
VENAMS BIGHT 82 
LATITUDE 43 52 

LONGITUDE 55 40 


BURNT ILE SYSTEM 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


NEWFOUNDLAND LIGHT & POWER CO LTD 


CAPE BROYLE 58 
LATITUDE 47 05 
LONGITUDE BZ 0517, 


HORSE CHOPS RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 
FALL POND 16 
LATITUDE 46 56 

LONGITUDE S522 


OVERFALL BROOK 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


HEARTS CONTENT 47 
LATITUDE 47 52 
LONGITUDE Sgeez 


SOUTHERN COVE BROOK 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


MOYEN - 


165 


MOYEN - 


373 


MOYEN - 


Zi3 


MOYEN - 


82 


MOYEN - 


78 


MOYEN - 


56 


MOYEN - 


MOYEN - 


45 


MOYEN - 


176 


380 


217 


83 


Us 


57 


46 


142 


187 


20 
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MAIN TURBINES 
TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM 

ANNEE ET TURBINE T/MN 
FABRICANTS 

1954 CAC RPF 150 
1954 CAC RPF 150 
1960 KMW RPK 150 
1967 CAC RF 300 
1967 CAC RF 300 
1967 CAC RF 300 
1968 CAC RF 300 
1970 CAC RF 300 
1970 CAC RF 300 
1977 ~=DEW RF 225 
1985 DB IP 327 
1985 DB IP 327 
1980 NOBO RF 360 
1957 GGG IP 1200 
1957 GGG IP 1200 
1952 CVIC RF 360 
1933 JMV RF 600 
1960 EE RF 514 


HEAD 
CHUTE 


Noo 


82 


54 


46 


CAPACITY 
CAPACITE 


KW 


on. 


68 
68 
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476 
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200 


200 
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567 


343 


670 


373 


686 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS  CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1954 CWES 6300 4 250 
1954 CWES 6900 4 250 
1960 CWES 6900 10 200 
18 700 
18 700 
1967 CGE 13800 76 500 
1967 CGE 13800 76 500 
1967 CGE 13800 76 500 
1868 CGE 13800 76 500 
1970 CGE 13800 76 500 
1970 CGE 13800 76 500 
1977 CGE 13800 154 000 
613 000 
1985 CGE 13800 71 725 
1985 CGE 13800 71 725 
143 450 
1980 HITA 13800 75 000 
75 000 
1957. LDM 63900 560 
560 
1957 LDM 6900 360 
360 
832 370 
1952 CWES 6900 6 000 
6 000 
19339. WEST 2300 400 
400 
1960 BP 2400 2 400 
2 400 


HYDRO 
OPERATING HEADS 
HAUTEUR DE CHUTE 
MAXIMUM MINIMUM NORMAL 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE 
Soonucouaod No 6 Sceccca. 30 
HORSE CHOPS 30 87 83 
LATITUDE 47 08 
LONGITUDE B2e 54 
HORSE CHOPS RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 8 
LAWN 21 13 20 
LATITUDE 46 56 
LONGITUDE 55 33 
LAWN RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 3 
LOCKSTON 85 73 82 
LATITUDE 48 23 
LONGITUDE S321 
LOCKSTON RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 2 
LOOKOUT BROOK 155 154 155 
LATITUDE 48 23 
LONGITUDE 58 12 
LOOKOUT BROOK 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 3 
MOBILE 121 113 120 
LATITUDE 47 13 
LONGITUDE 52 50 
MOBILE RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - ) 
MORRIS 23 23 29 
LATITUDE 47 15 
LONGITUDE 52 56 
MOBILE RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 5 
NEW CHELSEA 84 82 84 
LATITUDE 48 02 
LONGITUDE 5313 
NEW CHELSEA BROOK 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 2 
PETTY HARBOUR 58 55 58 
LATITUDE 47 28 
LONGITUDE 52 43 
SECOND POND 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 6 
PIERRES BROOK 87 85 86 
LATITUDE 47 17 
LONGITUDE 52 50 
PIERRES BROOK 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 5 
PITMANS POND 21 15 20 


LATITUDE 48 04 
LONGITUDE Boz 
NEW CHELSEA BROOK 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 2 
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MAIN TURBINES 
TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM 
ANNEE ET TURBINE  T/MN 
FABRICANTS 

1953. DEW RF 450 
1983 BHTC RF 450 
1955 GGG RF 720 
1361 GGG RF 720 
1958 GGG RF 300 
1983  BHTC RF 1200 
1951 DEW RF 514 
1983  BHTC RF 600 
1957 DEW RF 514 
1908  JMV RF 327 
1911 JMV RF 327 
1926 AW RF 514 
1934 JMV RF 514 
1959 GGG RF 406 


HEAD 


20 


79 
73 


155 


113 


29 


84 


80 


21 


CAPACITY 
CHUTE CAPACITE 


KW 


7 


Np 


460 


708 


4392 


432 


686 
670 


178 


567 
567 


895 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1953 CGE 63900 7 650 
7 650 
isis LE 600 708 
708 
>See Ge 6300 1 500 
1961 GE 63900 1 500 
3 000 
1358) IGE 2400 2 400 
1983° * TE 2400 2 670 
5 070 
1951 WEST 63900 3 350 
3 350 
Ueleks! alle 2400 1 031 
1 091 
1957 WEST 6300 4 000 
4 000 
1908 WEST 2300 1 600 
ue? {ele 2300 1 600 
1926 CGE 2300 1 800 
5 000 
1331 GEE 63900 3 200 
3 200 
959) ewe Sin 2300 800 
800 


HYDRO 
OPERATING HEADS 
HAUTEUR DE CHUTE 
MAXIMUM MINIMUM NORMAL 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE 
Souodooo rod Miers. ce sters 
PORT UNION 23 20 21 
LATITUDE 48 30 
LONGITUDE 53 05 
PORT UNION RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 3 
RATTLING BROOK 101 96 100 
LATITUDE 49 05 
LONGITUDE 55 16 
RATTLING BROOK 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 10 
ROCKY POND 37 33 35 
LATITUDE 47 11 
LONGITUDE a2E53 
LAMANCHE CANAL 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 7 
SANDY BROOK 33 31 33 
LATITUDE 48 56 
LONGITUDE 55 48 
SANDY BROOK 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 13 
SEAL COVE 59 57 58 
LATITUDE 47 26 
LONGITUDE 53 06 
SEAL COVE BROOK 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 3 
TOPSAIL 86 85 86 
LATITUDE 47 32 
LONGITUDE 52 56 
TOPSAIL BROOK 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 2 
TORS COVE E7/ 55 56 
LATITUDE 47 13 
LONGITUDE S251 
TORS COVE POND 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 8 
VICTORIA 66 65 65 
LATITUDE 47 46 
LONGITUDE 53 14 
VICTORIA BROOK 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 1 
WEST BROOK 43 41 43 
LATITUDE 46 55 
LONGITUDE 55 23 
WEST BROOK 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 2 
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MAIN TURBINES 
TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 
MANUFACTURER RUNNER RPM 

ANNEE ET TURBINE  T/MN 
FABRICANTS 

1918 PW RF 600 
1318  PWW RF 600 
1958 CAC RF 514 
1958 CAC RF 514 
1943 DEW RF 327 
1963 DEW RF 300 
1922 AC RF 450 
1927 JMV RF 514 
1983 BHTC RF 720 
1942 EE RE 514 
1942 EE RF 514 
1951 EE RF 514 
1914 JMV RF 600 
1942 JL RF 720 


HEAD 


nr 
mahi ok 


34 


94 


33 


33 


58 


58 


86 


65 


43 


CAPACITY 
CHUTE CAPACITE 


KW 


om 


—"s 


NMP 


261 
261 


133 


368 
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NEWFOUNDLAND - TOTAL - TERRE-NEUVE 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
131) 82 4GE 2300 280 
1918 GE 2300 280 
560 
1958 CGE 6300 6 375 
1958 CGE 6300 6 375 
12 750 
1943. WEST 6900 3 200 
3 200 
1963 WEST 6300 5 950 
5950 
1922 AC 2300 1 200 
1927 WEST 2300 2 540 
3 740 
1983 IE 2400 2 280 
2 280 
1942 EE 6900 2 000 
1942- EE 6900 2 000 
1951 EE 63900 2 500 
6 500 
1914 WEST 2400 450 
450 
1942 WEST 2400 700 
700 
84 799 
6 553 655 


HYDRO 


OPERATING HEADS 
HAUTEUR DE CHUTE 


MAXIMUM MINIMUM NORMAL 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE 


MINAS BASIN PULP & POWER CO LTD 


SALMON HOLE 25 
LATITUDE 44 56 
LONGITUDE 64 03 


PANUKE LAKE 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


ST CROIX 49 
LATITUDE 44 56 
LONGITUDE 64 03 


ST CROIX RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


NOVA SCOTIA POWER CORP 


AVON #1 36 
LATITUDE 44 52 
LONGITUDE 64 13 

‘AVON RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


AVON #2 43 
LATITUDE 44 52 
LONGITUDE 64 13 

AVON RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


BIG FALLS 18 
LATITUDE 44 06 
LONGITUDE 64 55 


MERSEY RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


COWIE FALLS 13 
LATITUDE 44 04 
LONGITUDE 64 46 


MERSEY RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


DEEP BROOK 14 
LATITUDE 44 03 
LONGITUDE 64 47 


MERSEY RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


DICKIE BROOK 80 
LATITUDE 45 25 
LONGITUDE 61 30 


DICKIE BROOK 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


FALL RIVER 26 


LATITUDE 

LONGITUDE 

MCLEODS BROOK 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


20 


MOYEN - 


48 


MOYEN - 


33 


MOYEN - 


40 


MOYEN - 


MOYEN - 


80 


MOYEN - 


24 


MOYEN - 


25 


43 


36 


43 


80 


25 


51 


51 


51 
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MAIN TURBINES 
TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM 

ANNEE ET TURBINE T/MN 
FABRICANTS 

1974 BARB RF 277 
1974 DEW RF 400 
1958 VICK RF 360 
13298 (DEW RF 400 
1929 SMS RF 163 
1929 SMS RF 163 
1938 SMS RPK 200 
1938 SMS RPK 200 
1950 SMS RPK 200 
1950 SMS RPK 200 
1948 CAC RF 300 
1948 CAC RF 300 
1985 DALE RF 600 


HEAD 


M 


20 


45 


36 


43 


— 
coc 


—_ 
Www 


=k 
> 


80 
80 


a 


CAPACITY 
CHUTE CAPACITE 


KW 


> 


WwW 


a 


238 


320 


730 


309 


137 
ae 


805 
805 


774 
774 


082 
082 


500 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS  CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1938  SGE 2300 2 000 
2 000 
1934 SGE 2300 3 000 
3 000 
5 000 
1958 BBC 2300 3 750 
3 750 
1929 SGE 2300 3 000 
3 000 
1923 ASEA 6600 4 500 
1929. ASEA 6600 4 500 
3 000 
1938 OERL 6600 3 600 
1938  OERL 6600 3 600 
7 200 
1950 CWES 6900 4 500 
1950 CWES 6900 4 500 
3 000 
1948 CWES 2400 1 200 
1948 ASEA 2300 2 600 
3 800 
1985  CWES 575 500 
500 


HYDRO 
OPERATING HEADS 
HAUTEUR DE CHUTE 
MAXIMUM MINIMUM NORMAL 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE 
Shee eerie Mere soe ce eet 
FOURTH LAKE 22 16 18 
LATITUDE 44 31 
LONGITUDE 63 43 
SISSIBOO RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 7 
GISBORNE 13 14 16 
LATITUDE 45 07 
LONGITUDE 62 21 
MCLEODS BROOK 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 3 
GULCH 77 76 76 
LATITUDE 44 34 
LONGITUDE 65 38 
BEAR RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 4 
HARMONY 11 11 1 
LATITUDE 44 25 
LONGITUDE 65 02 
MEDWAY RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 10 
HELLS GATE 56 54 56 
LATITUDE 45 03 
LONGITUDE 64 25 
BLACK RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 7 
HOLLOW BRIDGE 45 44 45 
LATITUDE 45 01 
LONGITUDE 64 22 
BLACK RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 3 
LEQUILLE 118 alee 118 
LATITUDE 44 43 
LONGITUDE 65e29 
ALLAIN RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 3 
LOWER GREAT BROOK % 7 7 
LATITUDE 44 05 
LONGITUDE 64 39 
MERSEY RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 5] 
LOWER LAKE FALLS 15 15 15 
LATITUDE 44 08 
LONGITUDE 64 55 
MERSEY RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 51 
LUMSDEN 22 20 22 
LATITUDE 45 01 
LONGITUDE 64 25 
BLACK RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 8 
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MAIN TURBINES 
TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM 

ANNEE ET TURBINE T/MN 
FABRICANTS 

1983 DBS RPK 360 
1982 AC RPF 262 
1952 ~CVIC RF 400 
1943  RHM RF 200 
1930 DEW RF 450 
1949 DEW RF 450 
1940 DEW RF 257 
1968 DEW RF 514 
1955 SMS RPK 128 
1955 SMS RPK 128 
19239 SMS RF 150 
19239 SMS RF 150 
1342 DEW RF 257 


HEAD 


69 


56 
56 


45 


118 


~S™N 


22 


CAPACITY 
CHUTE CAPACITE 


ww 


NP 


ww 


700 


357 
357 


595 


190 


328 
328 


954 
954 


357 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR A 
NANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE Ei VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1883 CGE 4160 3 000 
3 000 
1982 SHO 4160 3 500 
3 500 
1952 CWES 13800 6 000 
6 000 
1943. WEST 2300 600 
600 
1930 SGE 2300 3 360 
1949 CWES 2400 3 570 
6 330 
1942 CGE 63900 5 312 
Bs 2 


1968 BBC 6900 11 180 


11 180 
1955  CWES 6900 2 250 
1955 CWES 6300 2 250 
4 500 
1923) SGE 6600 3 690 
1329) )SGE 6600 3 690 
7 380 
1949  CWES 6900 2 800 
2 800 


OPERATING HEADS 


HAUTEUR DE CHUTE 


MAXIMUM MINIMUM NORMAL 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE 


HYDRO 

MALAY FALLS 13 
LATITUDE 44 59 

LONGITUDE 62°28 

EAST RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 
METHALS 14 
LATITUDE 44 57 

LONGITUDE 64 26 


GASPEREAUX LAKE 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


MILL LAKE 49 
LATITUDE 44 43 
LONGITUDE 63 54 


NORTH EAST RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


NICTAUX 116 
LATITUDE 44 55 
LONGITUDE 65 01 


NICTAUX RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


PARADISE 142 
LATITUDE 44 50 
LONGITUDE 65 15 


PARADISE BROOK 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


RIDGE 45 
LATITUDE 44 33 
LONGITUDE 65 36 

BEAR RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


ROSEWAY 8 
LATITUDE 43 46 
LONGITUDE 65 20 


ROSEWAY RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


RUTH FALLS 33 
LATITUDE 44 58 
LONGITUDE 62 30 

EAST RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


SANDY LAKE 38 
LATITUDE 44 43 
LONGITUDE 63 55 


INDIAN RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


SISSIBOO FALLS 26 
LATITUDE 44 24 
LONGITUDE 65 54 


SISSIBOO RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


MOYEN 


12 


MOYEN 


49 


MOYEN 


Vals 


MOYEN 


141 


MOYEN 


MOYEN 


MOYEN 


33 


MOYEN 


38 


MOYEN 


26 


MOYEN 


49 


116 


142 


43 


33 


38 


26 


51 


MAIN TURBINES 
TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 
MANUFACTURER 
ANNEE ET 
FABRICANTS 
1924  WSM 
1924  WSM 
1924  WSM 
1949 DEW 
1922 SMS ° 
1922 SMS 
1954 DEW 
1950 CVIC 
1957 SMS 
3959S CERF 
1931 CVIC 
1925 SMS 
1925 SMS 
1336 DEW 
1928 DEW 
1928 DEW 
1361 KMW 
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RUNNER 
TURBINE 


RPF 


RF 


RF 


RF 


RF 


RF 


RF 


RF 


RF 
RF 


RF 


RPM 
T/MN 


240 


600 


720 


360 


450 


400 
400 
360 


450 
450 


225 


HEAD 


—aiend eee 
Www 


14 


50 


50 


116 


156 


43 


38 
38 


26 


CAPACITY 
CHUTE CAPACITE 


KW 


1 
1 
1 


wWnr 


432 


462 


462 


730 


560 
276 


865 
865 


968 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1924 CWES 2300 1 200 
1924 CWES 2300 1 200 
1924  CWES 2300 1 200 
3 600 
1949 CWES 63900 3 400 
3 400 
1922) CGE 13200 1 280 
1922 CGE 13200 1 280 
2 560 
1954 CWES 6900 6 800 
6 800 
1950 CWES 63900 3 600 
3 600 
1957 CGE 6300 4 000 
4 000 
1921 CGE 6600 500 
1937 ~BP 2400 320 
920 
S25 SGE 6600 2 000 
N25 SCE 6600 2 000 
1936 MP 6600 Ze SiO) 
6 970 
1928 SGE 13200 1 600 
1928  SGE 13200 1 600 
3 200 
1961 CWES 63900 6 000 
6 000 


OPERATING HEADS 


HYDRO 
HAUTEUR D 
MAXIMUM 
TIDAL UNIT 
LATITUDE 
LONGITUDE 


MCLEODS BROOK 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 
TIDE WATER 28 
LATITUDE 44 42 


LONGITUDE 63 53 
NORTH EAST RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 
TUSKET 8 
LATITUDE 43 53 


LONGITUDE 65 58 
TUSKET RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 
UPPER LAKE FALLS 13 
LATITUDE 44 09 


LONGITUDE 64 58 
ROSSIGNOL LAKE 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 
WEYMOUTH FALLS 38 
LATITUDE 44 24 


LONGITUDE 65 56 
SISSIBOO RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 
WHITE ROCK 18 
LATITUDE 45 04 


LONGITUDE 64 22 
GASPEREAUX RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 
WRECK COVE 363 
LATITUDE 46 32 


LONGITUDE 60 26 
CHETICAMP RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


NEW BRUNSWICK - NOUVEAU-BRUNSWICK 


B J HARGROVE LTD 
HARGROVE 20 


LATITUDE 46 31 

LONGITUDE 67 36 

MONQUART RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


E CHUTE 


MINIMUM NORMAL 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE 


MOYEN 


28 


MOYEN - 


MOYEN - 


MOYEN 


36 


MOYEN 


MOYEN - 


MOYEN - 


eee e eee 


28 


44 


51 


37 


358 
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MAIN TURBINES 
TURBINES PRINCIPALES 


NOVA SCOTIA - TOTAL - NOUVELLE-ECOSSE 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM 
ANNEE ET TURBINE T/MN 
FABRICANTS 

13983 DBS RPF 50 
1922 SMS RF 300 
1922 SMS RF 300 
1923 MSI RPK 225 
1929. MSI RPK 225 
1929 MSI RPK 225 
1929 DEW RPK 180 
1929 DEW RPK 180 
1961 KMW RF 257 
1967 KMW RF 7531/ 
19526) (CVI RF 200 
1978 MITI RF 450 
1978 MITI RF 450 
0000 0 
1970 CBAR RF 600 
1978 CBAR RF 450 


HEAD 


M 


28 
28 


UlUlUT 


— 
oes 


37 
37 


20 
20 


CAPACITY 
CHUTE CAPACITE 


—, 


NP 


574 
574 


238 
238 


952 
952 


168 
SZ, 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1982 CGE 4160 17 000 
17 000 
1922 CGE 13200 2 320 
1322 “CGE 13200 2 320 
4 640 
1929  CWES 6600 720 
1929 CWES 6600 720 
1929. CWES 6600 720 
2 160 
1.9.29) 95 9GE 6600 2 700 
19295 —9SGE 6600 2 700 
5 400 


1961 CWES 13800 3 000 
1967 CWES 13800 3 000 


w 


200 
200 


1952 CWES 6900 


w 


1978 CGE 13800 100 000 
1978 CGE 13800 100 000 
1980 MEMA 575 298 


200 298 


373 200 


384 200 


1970 WEST 2300 150 
19/78) SEE 2300 350 


500 


500 
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HYDRO HYDRO 
OPERATING HEADS MAIN TURBINES MAIN GENERATORS 
HAUTEUR DE CHUTE TURBINES PRINCIPALES GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND YEAR AND 
MAXIMUM MINIMUM NORMAL MANUFACTURER RUNNER RPM HEAD CAPACITY MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE ANNEE ET TURBINE T/MN CHUTE CAPACITE ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS FABRICANTS 
fon tanictevercnc Matern cnesenes M KW KW 
CONSOLIDATED-BATHURST LTD 
GREAT FALLS 34 32 34 WEIS) BOVG RF 300 33 3 730 1921 CGE 4400 3 600 
1921 BOVG RF 300 33 3 730 1921 CGE 4400 3 600 
LATITUDE 47 22 1930 AC RF 300 34 4 103 1930 CGE 4400 3 600 
LONGITUDE 65 54 
NEPISEQUIT RIVER 10 800 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 35 
10 800 
DEPARTMENT FORESTS MINES & ENERGY 
MUSQUASH 32 30 30 13920 SMS RF 300 30 2 738 1920 CGE 13200 2 320 
1920 SMS RF 300 30 2 738 1920 CGE 13200 2 320 
LATITUDE 45 12 
LONGITUDE 66 21 4 640 
MUSQUASH RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 10 
4 640 
EDMUNDSTON CORP OF 
GREEN RIVER 8 i 7 1930 CAC RF 240 7 783 1930 WEST 2300 300 
1984 AC RF 240 8 1 000 1984 WEST 2400 1 000 
LATITUDE 47 27 1984 AC RF 240 8 1 000 1984 WEST 2400 1 000 
LONGITUDE 68 19 
GREEN RIVER 2 300 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 11 
2 900 
FRASER INC 
EDMUNDSTON 7 4 6 1918 WH RF 134 7 746 1918 CGE 6600 1 000 
1918 WH RF 134 7 746 1918 CGE 6600 1 000 
LATITUDE 47 22 
LONGITUDE 68 20 2 000 
MADAWASKA RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 28 
2 000 
MAINE-NEW BRUNSWICK ELEC POWER LTD 
TINKER 26 24 (a) 1922 DEW RF 360 26 1 492 1922 CWES 12000 1 500 
1923 DEW RF 360 26 1 432 1923.  CWES 12000 1 500 
LATITUDE 46 49 1926 DEW RF 240 26 3 730 1926 CWES 12000 3 520 
LONGITUDE 67 46 1952 SMS RF 300 26 3 730 1952 CWES 12000 3 520 
AROOSTOCK RIVER 1965 CAC RPK 180 25 24 618 1965 CWES 13800 20 800 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 71 
30 840 
30 840 
NEW BRUNSWICK ELECTRIC POWER COMM 
BEECHWOOD 18 3 18 1957 DEW RPK 109 Ud 33 570 W957 %CGE 13800 36 000 
1958 DEW RPK 103 17 33 570 1958 CGE 13800 36 000 
LATITUDE 46 33 1962 CAC RPK 106 Wi 41 403 1962 WEST 13800 40 500 
LONGITUDE 67 41 
SAINT JOHN RIVER 112 500 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 637 
GRAND FALLS 4) 34 39 1928 CAC RF 164 38 14 920 1928 CGE 6600 15 750 
1923' CAC RF 164 38 14 320 1929 CGE 6600 15 750 
LATITUDE 47 03 1930 CAC RF 164 38 14 320 1930 CGE 6600 15 750 
LONGITUDE 67 44 1931 CAC RF 164 38 14 920 1931 CGE 6600 1597.56 


SAINT JOHN RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 395 63 000 
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HYDRO HYDRO 
OPERATING HEADS MAIN TURBINES MAIN GENERATORS 
HAUTEUR DE CHUTE TURBINES PRINCIPALES GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND YEAR AND 
MAXIMUM MINIMUM NORMAL MANUFACTURER RUNNER RPM HEAD CAPACITY MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE ANNEE ET TURBINE T/MN CHUTE CAPACITE  ANNEE ET VOLTS  CAPACITE 
FABRICANTS FABRICANTS 
Baie SRN ee KW KW 
MACTAQUAC 37 24 35 1968 DEW RPK 112 34 104 440 1968 WEST 13800 102 600 
1968 DEW RPK 112 34 104 440 1968 WEST 13800 102 600 
LATITUDE 45 57 1968 DEW RPK 112 34 104 440 1968 WEST 13800 102 600 
LONGITUDE 66 52 1972 DEW RPK 112 34 104 440 1972 WEST 13800 110 000 
SAINT JOHN RIVER 1979 LMW RPK 112 34 110 408 1979 CGE 13800 110 000 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 755 1980 LMW RPK 112 34 110 408 1980 CGE 13800 110 000 
637 800 
MILLTOWN 8 7 7 1920 WH RF 150 8 B06 1920 CGE 600 700 
1920 WH RF 150 8 806 1920 CGE 600 700 
LATITUDE 45 10 1920 WH RE 150 8 806 1920 CGE 600 700 
LONGITUDE 67 18 1911 SMS RF 257 8 373 1947 CGE 600 250 
ST CROIX RIVER 1962 AC RPF 300 8 349 1962 CGE 600 300 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN -~ 71 1968 AC RPF 300 8 448 1968 ASEA 6600 400 
1969 DEW RPF 257 8 625 1969 WEST 6900 600 
3 650 
SISSON 44 34 41 1965 CAC RF 257 4) 9 325 1965 CWES 6900 10 000 
LATITUDE 47 16 10 000 
LONGITUDE 67 15 
SISSON LAKE 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 6 
TOBIQUE 23 18 21 1953 SMS RPK 225 23 E48 10-071 1953 CGE 6900 10 000 
1953 SMS RPK 225 23 Bh 10 On! 1953 CGE 6300 10 000 
LATITUDE 46 46 
LONGITUDE 67 37 20 000 
TOBIQUE RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 80 
846 950 
ST GEORGE PULP & PAPER CO LTD 
ST GEORGE 16 14 15 1902 BOVG RF 514 16 597 1950 EE 600 700 
1949 CBAR RF 514 16 597 1950 EE 600 700 
LATITUDE 45 07 1902 BOVG RF 250 16 1 865 1978 GE 6900 1 500 
LONGITUDE — 66 50 1902 BOVG RF 250 16 1 865 1978 GE 6900 1 500 
MAGAGUADAVIC RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 33 4 400 
4 400 
NEW BRUNSWICK - TOTAL - NOUVEAU-BRUNSWICK 303 030 
QUEBEC 
BELLETERRE COMM HYDRO ELECT 
WINNEWAY 18 16 18 1938 CAC RF 257 16 1 044 1938 EE 2300 1 169 
1942 CAC RF 257 16 1 044 1942 EE 2300 1 169 
LATITUDE 47 35 
LONGITUDE 78 33 2 338 
RIVIERE WINNEWAY 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 5 
2 338 
CENTRALE $ P C INC 
CHICOUTIMI B4 82 83 1956 SMS RF 257 83 31-332 1953 GE 13800 32 000 
LATITUDE 48 25 32 000 
LONGITUDE 71 04 
RIVIERE CHICOUTIMI 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 34 


32 000 


HYDRO 
OPERATING HEADS 
HAUTEUR DE CHUTE 


MAXIMUM MINIMUM NORMAL 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE 


COATICOOK VILLE DE 
COAT ICOOK 42 41 42 


LATITUDE 45 08 
LONGITUDE 71 48 
RIVIERE COATICOOK 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 3 


CONSOLIDATED - BATHURST INC 
GRAND BAIE#1 30 30 30 


LATITUDE 48 16 

LONGITUDE 70 51 

RIVIERE HA HA 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 3 


GRAND BAIE#2 23 23 23 


LATITUDE 48 16 

LONGITUDE 70 52 

RIVIERE HA HA 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 3 


DOMINION TEXTILE INC 
MAGOG 8 7 7 


LATITUDE 45 17 

LONGITUDE 72 06 

LAC MEMPHREMAGOG 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 25 


& B EDDY FOREST PRODUCTS LTD 
CHAUDIERE FALLS 12 10 11 


LATITUDE 45 25 

LONGITUDE 75 43 

OTTAWA RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 566 


ERCO INDUSTRIES LTD 
BUCK INGHAM 11 10 10 


LATITUDE 45 35 
LONGITUDE US, 7451 
RIVIERE DU LIEVRE 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 113 


FORESTIERS BELLERIVE-KA‘N’ENDA INC 
MONT LAURIER 7 4 6 


LATITUDE 46 34 
LONGITUDE 75 30 
RIVIERE DU LIEVRE 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


= 49 = 
MAIN TURBINES 
TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 
MANUFACTURER RUNNER RPM 
ANNEE ET TURBINE  1/MN 


FABRICANTS 

1927 WH RF 300 
1927 WH RF 900 
1917 SMS RF 450 
1918 SMS RF 400 
1920 WH RF 133 
1920 WH RF 133 
1955 CAC RF 164 
1955 CAC RF 164 
1955 CAC RF 164 
1914 SMS RF 165 
1915 SMS RF 165 
1920 SMS RF 165 
13928 SMS RF 165 
1936 CAC RP 225 
Use [ES say RF 100 
195) DB RF 180 
1951 DB RF 180 


HEAD 


30 


23 


—b ob ob 
wmuowiworw§w NMP oc 


NNN 


CAPACITY 
CHUTE CAPACITE 


KW 


pap 


895 
895 


194 


B2Z 


— 


—— 
wou 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1927 EE 4160 720 
1927 EE 4160 720 
1 440 
1 440 
1917 WEST 2200 828 
828 
1918 CGE 2200 460 
460 
1 288 
1920 CGE 2400 1 000 
1920 CGE 2400 1 000 
2 000 
2 000 
1913 SGE 2300 4 000 
1913 SGE 2300 4 000 
1913. SGE 2300 3 750 
11. 750 
11 750 
1914 CGE 125 1 375 
1915 CGE 2300 1 440 
1920 CGE 2300 1 440 
1928 CGE 2300 1 440 
1939 CGE 2300 1 836 
7 531 
7 531 
1937 GE 2400 560 
1951 GE 2400 900 
1951 GE 2400 300 
2 360 


HYDRO 
OPERATING HEADS 
HAUTEUR DE CHUTE 


MAXIMUM MINIMUM NORMAL 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE 


SEK yekcNotekseate Mii cterekexcicreltroxsxs's 


HART JAUNE POWER CO 
FIFTY FOOT FALLS 40 37 


LATITUDE 51 49 

LONGITUDE 67 48 

PETITE MANICOUAGAN L 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


HYDRO QUEBEC 
ANSE ST JEAN 23 12 


LATITUDE 48 12 

LONGITUDE 107 

RIVIERE ST-JEAN 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


BEAUHARNOIS 25 23 


LATITUDE 45 19 
LONGITUDE 73055 
FLEUVE ST-LAURENT 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


BEAUMONT 41 36 


LATITUDE 45 32 
LONGITUDE 72 49 
RIVIERE ST-MAURICE 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


BERSIMIS #1 266 187 


LATITUDE 47 18 

LONGITUDE 69 33 

RIVIERE BERSIMIS 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


40 


20 


24 


6 


39 


264 


85 


533 


428 


238 
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MAIN TURBINES 
TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM 
ANNEE ET TURBINE T/MN 
FABRICANTS 

1960) EEC RF 200 
1960 EEC RF 200 
1960 EEC RF 200 
1957 GGG RF 514 
1932 DEW RF ifs 
1932 DEW RF 75 
1932 DEW RF 15 
1934 DEW RF is 
1935 DEW RF 75 
1935 DEW RF 75 
19339 5 DEW RF 75 
1941 DEW RF 75 
1941 DEW RF 75 
1948 DEW RF 75 
1350 DEW RF v5 
1950 CAC RF 75 
1951 DEW RF 75 
no 5it CAC RF 75 
1951 CAC RF 75 
1952 CAC RF 75 
1952 DEW RF (5 
1953: “SCAC RF 75 
1953 ~ DEW RF 75 
1953 CAC RF 75 
1959) BEE RPF $5 
959° SeEE RPF 35 
USERE 188 RPF 95 
id 59 eee RPF 95 
59) WEE RPF 35 
360) TREE RPF a5 
960) SEE RPF 95 
S60) SEE RPF 95 
1961 EE RPF sie) 
1961 EE RPF 35 
1981 DEW RF 75 
1982 DEW RF is 
1983 DEW RF 75 
1883 DEW RF 75 
1983 DEW RF ws 
1984 DEW RF 75 
1958 CAC RF 20 
1958 CAC RF 120 
1958 CAC RF 120 
1958 CAC RF 120 
1959 CAC RF 120 
1959 CAC RF 120 
1956 EE RF 277 
Ue  [s2 RF 277 
1957 PINEYE RF 277 
957 WEE RF rei 
11957 MEE RF 277 
1958 NEYC RF 277 
1958 ~ NEYC RF 277 
1959 NEYC RF 277 


HEAD 
CHUTE 


37 
37 


20 


CAPACITY 
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KW 


54 
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HYDRO 


MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 


MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 


FABRICANTS 


KW 


1360 CWES 13800 16 
1960 CWES 13800 16 
1960 CWES 13800 16 
48 
48 


VSS7s SEE 2400 


W332 PEGE 13200 37 
13932 SeCGE 13800 40 
1932 CGE 13800 40 


1934 OERL 13800 40 
1935 CGE 13800 40 
13935 CGE 13800 40 
19339 CGE 13200 37 
1941 CGE 13200 37 
1941 CGE 13200 37 
1948 CGE 13200 37 
1950  CWES 13800 40 
1950 CGE 13800 41 
1951 CWES 13800 40 
1951 CGE 13800 41 
1951 CGE 13800 41 
1952 CGE 13800 40 
S52 CCE 13800 40 
i953) ) CGE 13800 40 
1953 CGE 13800 40 
1g53) SeGWES 13800 40 
1959  CWES 13800 55 
1959  CWES 13800 55 
1959 CWES 13800 55 
1959  CWES 13800 55 
1953  CWES 13800 55 
1960 CWES 13800 55 
1960 CWES 13800 55 
1960 CWES 13800 55 
196) CWES 13800 55 
1961 CWES 13800 55 
1981 GE 13800 46 
1982 GE 13800 46 
1983) GE 13800 46 
1983 GE 13800 46 
1983 GE 13800 46 
ISS 4Se9GE 13800 46 

ez 


358° CGE 13800 40 
958° S3CGE 13800 40 
1958) 9eCGE 13800 40 
1958 CGE 13800 40 
1953 CGE 13800 40 
59) ecGE 13800 40 


1956 MVIC 13800 1 
1956 MVIC 13800 1 
1957 CGE 13800! 5am 
1957 MVIC 13800 1 
1957 + MVIC 13800 1 
1958 CGE 13800 1 
goo) eGE 13800 1 
1953 CGE 13800 = 1 


150 
150 
150 


450 


450 


400 
400 
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HYDRO HYDRO 
OPERATING HEADS MAIN TURBINES MAIN GENERATORS 
HAUTEUR DE CHUTE TURBINES PRINCIPALES GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND YEAR AND 
MAXIMUM MINIMUM NORMAL MANUFACTURER RUNNER RPM HEAD CAPACITY MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE ANNEE ET TURBINE T/MN CHUTE CAPACITE ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS FABRICANTS 
aroeoetetey-teteiete 1148 CG SG a jonen M KW KW 
BERSIMIS #2 113 86 116 1959 DEW RF 116 134 280 1959 CGE 13800 131 000 
1959 DEW RF 164 116 134 280 1359 ) CGE 13800 131 000 
LATITUDE 49 11 1959 DEW RF 164 116 134 280 19539 CGE 13800 131 000 
LONGITUDE 69 13 1960 DEW RF 164 116 134 280 1960 CGE 13800 131 000 
RIVIERE BERSIMIS 1960 DEW RF 164 116 134 280 1960 CGE 13800 131 000 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 343 
655 000 
BRYSON 37 4 18 1925 se AEL RF 1 18 ed aitee’4 1925 CWES 6600 18 000 
1923 MSI RF 120 18 Ve 17Z 1929  CWES 6600 18 000 
LATITUDE 45 40 1981 DEW RPF 120 18 25 588 1981 GE 6600 25 000 
LONGITUDE 76 38 
RIVIERE OUTAOQUAIS 61 000 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 438 
CARILLON 20 17 13 1962 DEW RPK Si 18 44 760 1962 CGE 13800 46 750 
1962 DEW RPK 37 18 44 760 1962 CGE 13800 46 750 
LATITUDE 45 34 1962 DEW RPK oe 18 44 760 136297" CGE 13800 46 750 
LONGITUDE 74 23 1962 DEW RPK 37 18 44 760 1962 CGE 13800 46 750 
RIVIERE OUTAQUAIS 1963 DEW RPK oI 18 44 760 1963 CGE 13800 46 750 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 2 053 1963 DEW RPK 97 18 44 760 1963 CGE 13800 46 750 
1963 DEW RPK 97 18 44 760 1963 CGE 13800 46 750 
1963 DEW RPK 37 18 44 760 1963 CGE 13800 46 750 
1963 DEW RPK 37 18 44 760 1963 CGE 13800 46 750 
1963 DEW RPK Sidi 18 44 760 1963 CGE 13800 46 750 
1964 DEW RPK 97 18 44 760 1964 CGE 13800 46 750 
1964 DEW RPK 37 18 44 760 1964 CGE 13800 46 750 
1964 DEW RPK 37 18 44 760 1964 CGE 13800 46 750 
1964 DEW RPK ait, 18 44 760 1964 CGE 13800 46 750 
654 500 
CHELSEA 31 20 30 1927 DEW RF 1 28 25 364 1927  CWES 6600 28 800 
1927 DEW RF 100 28 25 364 1927 CWES 6600 28 800 
LATITUDE 45 31 1927 DEW RF 100 28 25 364 1927 CWES 6600 28 800 
LONGITUDE 75 47 19239 DEW RF 100 28 25 364 1923 CWES 6600 28 800 
RIVIERE GATINEAU 1939 DEW RF 100 28 25 364 1939  CWES 6600 28 800 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 328 
144 000 
CHUTE BELL 16 16 16 1915 AC RF yaa) 16 1 790 S155 CGE 2300 1 600 
1915 AC RF 277 16 if UeKo 1915 CGE 2300 1 600 
LATITUDE 45 46 1920 8AC RF Z07¢T 16 Ue eho) 1920 CGE 2300 1 600 
LONGITUDE 74 41 
RIVIERE ROUGE 4 800 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 103 
CHUTE BURROUGHS 55 53 54 1929 MSI RF 600 55 1 492 1923 9 SCGE 4000 1 600 
LATITUDE 45 09 1 600 
LONGITUDE 774 (9) 
RIVIERE NIGER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 10 
CHUTE GARNEAU 10 3 10 1925 wyYSss RPF 180 10 2 574 1925 CWES 12500 2 240 
LATITUDE 48 23 2 240 
LONGITUDE Tal (oy 
RIVIERE CHICOUTIMI 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 39 
CHUTE HEMMINGS 17 14 16 1925 DEW RF WE 4 178 1925 CGE 2300 4 800 
1925 DEW RF 150 15 4 178 jebas; (eele 2300 4 800 
LATITUDE 45 52 1925 DEW RF 150 15 4 178 1925 CGE 6600 4 800 
LONGITUDE WEL 1925 DEW RF 150 15 4 178 1925 CGE 6600 4 800 
RIVIERE ST-FRANCOIS 1925 DEW RF 150 15 4 178 "325 ‘CGE 6600 4 800 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 241 1925 DEW RF 1 15 4 178 1925 CGE 6600 4 800 
28 800 
CHUTE-DES-CHATS 17 8 15 1931 DEW RPF 120 16 20 888 RIES CWES 13800 22 325 
1931 DEW RPF 120 16 20 888 1931 CWES 13800 22 325 
LATITUDE 45 29 1931 DEW RPF 120 16 20 888 1931 CWES 13800 220320 
LONGITUDE 76 14 1931 DEW RPF 120 16 20 888 1931 CWES 13800 22.329 
RIVIERE OUTAOUAIS 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 1 247 89 300 


HYDRO 
OPERATING HEADS 
HAUTEUR DE CHUTE 
MAXIMUM MINIMUM NORMAL 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE 
Shea sens bil SORE JER 
CORBEAU 5 3 5 
LATITUDE 46 13 
LONGITUDE ore 
RIVIERE GATINEAU 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 301 
DRUMMONDVILLE 10 8 3 
LATITUDE 45 53 
LONGITUDE UZ 029 
RIVIERE ST-FRANCOIS 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 247 
GRAND-MERE 27 ZZ 25 
LATITUDE 45 37 
LONGITUDE 72 41 
RIVIERE ST-MAURICE 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 600 
HULL #2 12 7 10 
LATITUDE 45 43 
LONGITUDE val 
RIVIERE OUTAQUAIS 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 269 
E G2 143 36 140 
LATITUDE 53 47 
LONGITUDE 77 28 
RIVIERE LA GRANDE 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 2 502 
biG 3 82 AS) 77 
LATITUDE 53 44 
LONGITUDE 75059 
RIVIERE LA GRANDE 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 1 O91 
LG 4 121 108 117 
LATITUDE 53 1/52 
LONGITUDE 73 28 
RIVIERE LA GRANDE 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 1 023 
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MAIN TURBINES 
TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM 
ANNEE ET TURBINE T/MN 
FABRICANTS 

1926 MVIC RPF 150 
1926 MVIC RPF 150 
1910 BOVG RF 100 
1910  BOVG RF 100 
1925 DEW RPF 138 
1325 DEW RPF 138 
1915 IPM RF 120 
T315i0) TPM RF 120 
315) IPM RF 120 
1916 IPM RF 120 
1916 IPM RF 120 
1916 IPM RF 120 
1921 IPM RF 120 
1922 IPM RF 120 
1984 DEW RF d2 
1920 BOVG RF 

1920 JMV RF 120 
1923 JMV RF 120 
1969 AC RPK 1 
1979 DEW RF 133 
1973 MIL RF 133 
1973 DEW RF 133 
S75 MLE RF 133 
1980 DEW RF 133 
1980 MIL RF 133 
1980 DEW RF 133 
1980) =MIL RF 133 
1980 DEW RF 133 
1980 MIL RF 133 
1980 DEW RF 133 
1981 MIL RF 133 
1981 DEW RF 133 
1981 MIL RF 133 
1981 DEW RF 133 
1981 MIL RF 133 
1982 DEW RF 112 
1982 DEW RF Tz 
1982 DEW RF TZ 
1983 DEW RF 112 
1983 DEW RF 112 
1983 DEW RF 112 
1983 DEW RF 112 
1983 DEW RF 112 
1983 DEW RF V2 
1983 DEW RF 112 
1984 DEW RF 112 
1984 DEW RF 112 
1984 MIL RF 29 
1984 MIL RF 129 
1984 MIL RF 129 
1984 MIL RF 129 
1984 MIL RF 123 
1984 MIL RF 129 
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HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1926 EM 2400 1 000 
1926 EM 2400 1 000 
2 000 
1910  CWES 4000 2 500 
1910 CWES 4000 2 500 
13925 CWES 4000 4 800 
1925 CWES 4000 4 800 
14 600 
1915 CWES 6600 Us) 1474s 
1915  CWES 6600 18 000 
1915 CWES 6600 S25 
1916 CWES 6600 15 725 
1916 CWES 6600 T5725 
1916 CWES 6600 150725 
1921 CWES 6600 Sas 
1922  CWES 6600 158225 
1984  CWES 6600 21 500 
149 575 
1920 MAW 2300 5 760 
1920 MAW 2300 5 760 
1923 MAW 2300 5 760 
19639 CGE 6900 10 000 
27 280 


9 
980 CGE 13800 333 000 
981 ASM 13800 333 000 
981 CGE 13800 333 000 
381 ASM 13800 333 000 
981 CGE 13800 333 000 
981 ASM 13800 333 000 
5 328 000 
1982 MIL 13800 192 000 
1982 MIL 13800 192 000 
1982 MIL 13800 192 000 
1983 MIL 13800 192 000 
1983 MIL 13800 192 000 
1983 MIL 13800 ~ 192 000 
1983 MIL 13800 192 000 
1983 MIL 13800 192 000 
1983 MIL 13800 192 000 
1983 MIL 13800 192 000 
1984 MIL 13800 192 000 
1984 MIL 13800 192 000 


HYDRO 
OPERATING HEADS 
HAUTEUR DE CHUTE 
MAXIMUM MINIMUM NORMAL 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE 
ok syat hei oherayate ec COIN Oe cinucee 
LA GABELLE 19 15 18 
LATITUDE 46 27 
LONGITUDE 72 44 
RIVIERE ST-MAURICE 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 657 
LA TUQUE 35 33 35 
LATITUDE 47 27 
LONGITUDE 72 48 
RIVIERE ST-MAURICE 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 495 
LES CEDRES 14 10 12 
LATITUDE 45 18 
LONGITUDE 74 02 
FLEUVE ST-LAURENT 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 1 623 
MAGPIE 3 6 8 
LATITUDE 50 19 
LONGITUDE 64 27 
RIVIERE MAGPIE 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 186 
MANIC #1 37 35 37 
LATITUDE 49 11 
LONGITUDE 68 20 
RIVIERE MANICOUAGAN 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 195 
MANIC #2 73 70 71 
LATITUDE 43 20 
LONGITUDE 68 26 
RIVIERE MANICOUAGAN 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 1 151 
MANIC #3 Silt 94 95 
LATITUDE 49 44 
LONGITUDE 68 36 
RIVIERE MANICOUAGAN 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 822 
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MAIN TURBINES 
TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM 

ANNEE ET TURBINE T/MN 
FABRICANTS 

1970 DEW RPF 

tral DEW RPF 120 
1972 DEW RPF 120 
1973 DEW RPF 120 
1975 DEW RPF 

1940 DEW RF 112 
1940 DEW RF 112 
1943. DEW RF AZ 
1955 DEW RF 112 
1984 DEW RF iz 
1985 DEW RF 112 
1914 IPM RF 56 
1914 IPM RF 56 
1914 IPM RF 56 
1914 IPM RF 56 
1914  WSM RF 54 
1914  WSM RF 54 
1914  WSM RF 54 
1914 IPM RF 56 
1914 IPM RF 56 
1916 IPM RF 56 
1918 IPM RF 56 
1318 IPM RF 56 
1922 DEW RF 56 
1922 DEW RF 56 
1923. DEW RF 56 
1924 DEW RF 56 
1924 DEW RF 56 
1924 DEW RF 56 
1961 Balale RF 44 
1961 EERE RF 144 
1966 CAC RF 100 
1966 CAC RF 100 
1967 CAC RF 100 
1965 DEW RF 120 
1965 DEW RF 120 
1965 DEW RF 120 
1965 DEW RF 120 
1965 DEW RF 120 
1966 DEW RF 120 
1966 DEW RF 120 
1967 DEW RF 120 
1975 DEW RF 129 
1976 DEW RF 129 
13976 DEW RF 129 
1976 DEW RF 129 
1976 DEW RF 129 
1976 DEW RF 129 
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HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 

KW 


136 580 

1940 CGE 11000 36 000 
1940 CGE 11000 36 000 
1943 CGE 11000 36 000 
1955 CGE 11000 36 000 
1984 CGE 11000 36 000 
1985 GE 11000 38 000 
218 000 

1914 CGE 6600 3 000 
1914 CGE 6600 3 000 
19145 °° CGE 6600 3 000 
1914 CGE 6600 3 000 
1914 CGE 6600 3 000 
1914 CGE 6600 9 000 
1914 CGE 6600 3 000 
1914 CGE 6600 3 000 
Tg/4" CGE 6600 3 000 
1916 CGE 6600 3 000 
1918 CGE 6600 3 000 
1918 CGE 6600 3 000 
1322 CGE 6600 3 000 
13225 CGE 6600 3 000 
1923 CGE 6600 3 000 
1924 CGE 6600 3 000 
1924 CGE 6600 3 000 
1924 CGE 6600 3 000 
162 000 

1961 CGE 600 300 
1961 CGE 600 300 
1 800 


1966 NEYC 13800 61 
1966 NEYC 13800 61 470 
1967 NEYC 13800 61 

8 


1965 CGE 13800 126 300 
1965 CGE 13800 126 300 
1965 CGE 13800 126 300 
1965 CGE 13800 126 900 
1965 CGE 13800 126 900 
1966 CGE 13800 126 900 
1966 CGE 13800 126 3900 
1967 CGE 13800 126 3900 

1 015 200 
1975 = =MIL 13800 1937 200 
1976 =MIL 13800 197 200 
1976 = =MIL 13800 197 200 
1976 3 =MIL 13800 197 200 
1976 =MIL 13800 197 200 
1976 =MIL 13800 197 200 
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HYDRO HYDRO 
OPERATING HEADS MAIN TURBINES MAIN GENERATORS 
HAUTEUR DE CHUTE TURBINES PRINCIPALES GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND YEAR AND 
MAXIMUM MINIMUM NORMAL MANUFACTURER RUNNER RPM HEAD CAPACITY = MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE ANNEE ET TURBINE T/MN CHUTE CAPACITE  ANNEE ET VOLTS  CAPACITE 
FABRICANTS FABRICANTS 
Cee, ee 2 M KW KW 
MANIC #5 152 146 151 1970 MIL RF 180 150 164 866 1970 MIL 13800 161 500 
1970 MIL RE 180 150 164 866 1970 MIL 13800 161 500 
LATITUDE 50 39 1970 MIL RF 180 150 164 866 18970 MIL 13800 161 500 
LONGITUDE 68 44 1970 MIL RF 180 150 164 866 1970 MIL 13800 161 500 
RIVIERE MANICOUAGAN 1970 MIL RE 180 150 164 866 1870 MIL 13800 161 500 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 726 1971 MIL RF 180 150 164 866 1971 MIL 13800 161 500 
1971 MIL RE 180 150 164 866 1871 MIL 13800 161 500 
1971 MIL RF 180 150 164 866 1971 MIL 13800 161 500 
1 292 000 
MITIS #1 39 37 37 1922 MSI RF 400 37 2 760 1922 CWES 4000 2 400 
1929 MSI RF 327 37 4 401 1929 CWES 4160 4 000 
LATITUDE 48 36 
LONGITUDE 68 08 6 400 
RIVIERE MITIS 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN -~ 40 
MITIS #2 24 22 23 1947 MSI RF 200 23 4 476 1947 CWES 4160 4 250 
LATITUDE 48 37 4 250 
LONGITUDE 68 03 
RIVIERE MITIS 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 35 
OQUTARDES # 2 B4 82 83 1978 MIL RF 129 82 154 422 1978 MIL 13800 151 300 
1978 MIL RE 129 82 154 422 1978 MIL 13800 151 300 
LATITUDE 49 08 1978 MIL RE 129 82 154 422 1978 MIL 13800 151 300 
LONGITUDE 68 23 
RIVIERE AUX OUTARDES 453 900 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 408 
OUTARDES #3 226 99 145 1969 DEW RE 164 144 192 468 1969 CGE 13800 189 050 
1969 DEW RF 164 144 192 468 1863 CGE 13800 189 050 
LATITUDE 49 33 1969 DEW RE 164 144 192 468 1969 CGE 13800 189 050 
LONGITUDE 68 44 1969 DEW RE 164 144 192 468 1969 CGE 13800 189 050 
RIVIERE-AUX-OUTARDES 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 388 756 200 
OUTARDES #4 135 117 122 1969 NEYC RF 121. 161 136 1969 CGE 13800 158 000 
1969 NEYC RF 164 121. 161 136 1969 CGE 13800 158 000 
LATITUDE 49 42 1969 NEYC RF 164 121 161 136 1869 CGE 13800 158 000 
LONGITUDE 68 56 _ 1969 NEYC RF 164 121 161 1969 CGE 13800 158 000 
RIVIERE-AUX-OUTARDES 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 380 632 000 
PAUGAN 43 28 41 1928 DEW RE 128 40 25 364 1928 CWES 6600 24 225 
1928 DEW RF 128 40 25 364 1928 CWES 6600 24 225 
LATITUDE 45 49 1928 DEW RF 128 40 25 364 1928 CWES 6600 24 225 
LONGITUDE 75 56 1931 DEW RF 128 40 25 364 1931 CWES 6600 24 225 
RIVIERE GATINEAU 1956 DEW RE 128 41 35 062 1956 CGE 6600 32 400 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 329 1983 DEW RE 128 40 32 078 1983 CWES 6600 31 100 
1984 DEW RF 128 40 32 078 1984. CWES 6600 31 100 
1985 DEW RF 128 41 32 078 1985 CWES 6600 31 100 
222 600 
PONT ARNAULT 18 17 17 1912 SMS RE 277 17 1 865 1912 CWES 2200 1 700 
1917 SMS RE 277 iid 1 865 1917 CWES 2200 1 875 
LATITUDE 71 08 1917 SMS RE 277 17 1 865 1917 CWES 2200 1 875 
LONGITUDE 48 25 
RIVIERE CHICOUTIMI 5 450 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 39 
PREMIERE CHUTE 25 24 22 1968 DEW RF 30 22 31 630 1968 CWES 13800 31 050 
1969 DEW RE 90 22 31 630 1969 CWES 13800 31 050 
LATITUDE 47 36 1969 DEW RF 30 22 31 630 1969 CWES 13800 31 050 
LONGITUDE 79 27 1975 DEW RE 90 2231630 1975 CWES 13800 31 050 


RIVIERE OUTAOQUAIS 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 358 124 200 


HYDRO 
OPERATING HEADS 
HAUTEUR DE CHUTE 
MAXIMUM MINIMUM NORMAL 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE 
Sone DHOGoeeS Miveteterei cies oloretets 
RAPIDE #2 21 14 20 
LATITUDE 48 56 
LONGITUDE 78 35 
RIVIERE OUTAQUAIS 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 213 
RAPIDE #7 Z3 14 20 
LATITUDE 47 46 
LONGITUDE 78 19 
RIVIERE OUTAOQUAIS 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 199 
RAPIDE BLANC 35 25 33 
LATITUDE 47 48 
LONGITUDE T2059 
RIVIERE ST-MAURICE 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 333 
RAPIDE DES ILES 28 18 vert 
LATITUDE 47 35 
LONGITUDE 78 21 
RIVIERE OUTAQUAIS 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 379 
RAPIDE FARMERS 21 13 20 
LATITUDE 45 30 
LONGITUDE 75 47 
RIVIERE GATINEAU 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 327 
RAPIDE-DES-QUINZE 27 18 26 
LATITUDE 47 35 
LONGITUDE GanliS 
RIVIERE OUTAQUAIS 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 340 
RAWDON 16 13 16 
LATITUDE 46 03 
LONGITUDE 73 «44 
RIVIERE OUAREAU 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 23 
RIVIERE DES PRAIRIES 8 6 8 
LATITUDE 45 35 
LONGITUDE 73 39 
RIVIERE DES PRAIRIES 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 1 123 
SEPT CHUTES 124 121 124 


LATITUDE 47 07 
LONGITUDE 70 50 
RIV STE-ANNE DU N. 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - WZ 
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MAIN TURBINES 
TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM 
ANNEE ET TURBINE T/MN 
FABRICANTS 

1954 DEW RF 1 
1954 DEW RF 120 
1956 DEW RF 120 
1964 DEW RF 1 
1941 DEW RF 112 
1941 DEW RF 112 
1941 DEW RF 112 
1949 DEW RF 112 
1934 IPM RF 

1934 IPM RF 109 
1334 IPM RF 103 
1943. IPM RF 109 
1955 DEW RF 109 
1985 DEW RF 

1966 DEW RF 95 
1967 DEW RF 35 
1967 DEW RF 95 
1973 DEW RF 95 
1927 DEW RF 30 
1927 DEW RF 90 
1927 DEW RF 30 
1929 DEW RF 30 
1947 DEW RF 30 
1923 DEW RF 

1923 DEW RF 187 
1951 CAC RF 107 
1955 CAC RF 106 
1984 DEW RF 167 
1985 DEW RF 

1928 DEW RPF 300 
1929 DEW RP 86 
1929 DEW RP 86 
1929 CAC RP 86 
1930 DEW RP 86 
1930 CAC RP 86 
1985 DEW RP 86 
1916 AC RF 630 
1916 AC RF 630 
1916 AC RF 630 
1916 AC RF 630 
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HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1954  CWES 6900 12 000 
1954  CWES 63900 12 000 
1956 CGE 6900 12 000 
1964 CGE 6300 12 000 
48 000 
1941 CWES 13800 14 250 
1941 CWES 13800 14 250 
1941 CWES 13800 14 250 
19439 CWES 13800 14 250 
57 000 
1934 CWES 11000 30 600 
1934 CWES 11000 30 600 
1934 CWES 11000 30 600 
1943  CWES 11000 30 600 
1955 ASEA en 30 600 


146 520 

1927 CGE 6600 125 
1927 CGE 6600 20 000 
1927" CGE 6600 20 000 
1929 CGE 6600 20 000 
1947 CGE 6600 W125 
98 250 

1923 ASEA 11000 8 000 
1923 ASEA 11000 8 000 
1951 CGE 11000 26 000 
1955 CGE 13200 26 000 
1984 ASEA 11000 11 000 
1985 ASEA 11000 11 000 
30 000 

1928  ASEA 6600 eae) 
1 720 

1929 CGE 12000 7 500 
1929 CGE 12000 7 500 
1923 CGE 12000 7 500 
1930 CGE 12000 7 500 
1930 CGE 12000 7 500 
(3S SeeeGe 12000 8 600 
46 100 

1916 CGE 6600 4 680 
1916 CGE 6600 4 680 
1916 CGE 6600 4 680 
1916 CGE 6600 4 680 
18 720 


HYDRO 
OPERATING HEADS 
HAUTEUR DE CHUTE 
MAXIMUM MINIMUM NORMAL 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE 
Soagopo cae: neo Aor 

SHAWINIGAN #2 46 45 

LATITUDE 46 32 

LONGITUDE 72 46 


RIVIERE ST-MAURICE 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


SHAWINIGAN #3 46 45 
LATITUDE 46 32 
LONGITUDE 72 46 


RIVIERE ST-MAURICE 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


SHERBROOKE 17 13 
LATITUDE 45 24 
LONGITUDE 72 54 


RIVIERE MAGOG 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


ST ALBAN Le 19 
LATITUDE 46 42 
LONGITUDE 12.05 


RIVIERE STE-ANNE 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN 


ST NARCISSE 49 45 
LATITUDE 46 33 
LONGITUDE (225 


RIVIERE BATISCAN 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN 


ST RAPHAEL 73 67 
LATITUDE 46 48 
LONGITUDE 70 45 


RIVIERE DU SUD 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN 


TRENCHE 49 47 
LATITUDE 45 45 
LONGITUDE Urey 


RIVIERE ST-MAURICE 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


HYDRO-SHERBROOKE 


DRUMMOND 4 3 
LATITUDE 45 24 
LONGITUDE 71 53 


RIVIERE MAGOG 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


EUSTIS 14 tz 
LATITUDE 45 18 
LONGITUDE Minos 


RIVIERE COATICOOK 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


431 


44 


233 


33 


21 


62 


44 


83 


68 


48 


401 


18 
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MAIN TURBINES 
TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM 
ANNEE ET TURBINE  T1/MN 
FABRICANTS 

1911 IPM RF 225 
1911 IPM RF 225 
1913. IPM RF 225 
1914 IPM RF fetes 
1914 IPM RF 225 
1922 IPM RF 138 
1928 IPM RF 138 
3 Zdee BM RF 138 
1983 DEW RF 120 
1984 DEW RF 120 
1984 DEW RF 120 
1910 JM RF 360 
1910 JM RF 360 
1910 JM RF 360 
1927 MVIC RPF 360 
1926 DEW RF 187 
1926 DEW RF 187 
1921 BOVG RF 600 
1921 BOVG RF 600 
1921  BOVG RF 600 
1950 DEW RF 129 
1951 DEW RF 129 
1982 DEW RF 4s) 
1983 DEW RF 129 
1984 DEW RF 24s, 
1985 DEW RF 129 
1928 DEW RPF 120 
1928 MSI RPF 105 
1930 SMS RF 450 


HEAD 
CHUTE 


M 


20 


45 
45 
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CAPACITE 
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58 


coco 


934 
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354 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS  CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1311  CWES 6600 14 000 
1911 CWES 6600 14 000 
1913 CWES 6600 15 000 
1914 CWES 6600 15 000 
1914  CWES 6600 15 000 
1922 7) sCGE 11000 30 000 
1328 ~ ‘CGE 11000 30 000 
1329). EGE 11000 30 000 
163 000 
1983 CGE 13800 57 300 
1984 CGE 13800 57 300 
1984 CGE 13800 57 300 
171 3900 
1910 GE 2300 752 
1910 GE 2300 752 
1910 GE 2300 752 
2 256 


1927 CGE 2000 3 000 
3 000 

1926 CWES 6600 7 500 
1926 CWES 6600 7 500 
15 000 

1921 CWES 2300 850 
1921 CWES 2300 850 
1921 CWES 2300 850 
2 550 

1950 CGE 13800 47 700 
1951 CGE 13800 47 700 
1982 CGE 13800 50 400 
1983 CGE 13800 50 400 
1984 CGE 13800 50 400 
1985 GE 13800 50 400 
2397 000 

ai) Ween STAM 

1928 CGE 2300 580 
1928 CGE 2300 300 
880 

1830 CGE 2300 240 
240 


cere ee 


HYDRO 
OPERATING HEADS 
HAUTEUR DE CHUTE 
MAXIMUM MINIMUM NORMAL 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE 
SAE ore eS.0 Minette « ¢ 
FRONTENAC 13 12 
LATITUDE 45 24 
LONGITUDE 71 54 


RIVIERE MAGOG 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


PATON 7 7 
LATITUDE 45 24 
LONGITUDE 71 54 


RIVIERE MAGOG 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


ROCK FOREST 10 3 
LATITUDE 45 20 
LONGITUDE 72 00 


RIVIERE MAGOG 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


WEEDON 10 3 
LATITUDE 45 40 
LONGITUDE 71 28 


RIVIERE ST-FRANCOIS 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


WESTBURY 10 3 
LATITUDE 45 31 
LONGITUDE TAL SY 


RIVIERE ST-FRANCOIS 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


IRON ORE CO OF CANADA 


STE MARGUERITE 38 27 
LATITUDE pO 
LONGITUDE 66 40 


RIV STE MARGUERITE 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


JONQUIERE VILLE DE 
JONQUIERE #1 14 
LATITUDE 48 25 
LONGITUDE Al WS 


RIVIERE AUX SABLES 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


LA CIE HYDROELECT MANICOUAGAN 


MCCORMICK DAM 37 37 
LATITUDE 43 12 
LONGITUDE 68 20 


RIVIERE MANICOUAGAN 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


28 


41 


30 


50 


23 


37 


1 026 


E400 


MAIN TURBINES 
TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM 

ANNEE ET TURBINE  T/MN 
FABRICANTS 

1917  BOVG RF 300 
1917  BOVG RF 300 
1926 DEW RPF 180 
1926 DEW RPF 180 
1911 SMS RF 180 
HST SMS RF 180 
1920 BOVG RF 225 
1920 BOVG RF ZL5 
1926 BOVG RF 225 
1928 DEW RPF 150 
1928 DEW RPF 150 
1954 CAC RF 200 
1954 CAC RF 200 
1924 WH RP 300 
1948 SMS RPK 257 
1951 SMS RF We 
1952 SMS RF alt. 
1957 AC RF 112 
13958) SAC RF 112 
1958 AC RF We 
1965 AC RF 100 
19652 "eAC RF 100 


HEAD 
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ww 


30 
30 
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ew 


CAPACITY 
CHUTE CAPACITE 


KW 


1 
1 


=. 


NP 


w— 


082 
082 


821 
821 


—_ 


268 
268 


952 
352 


343 
006 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
i CGE 2400 800 
1917 SCGE 2400 800 
1 600 
1999) CGE 2400 720 
1960 CGE 2400 720 
1 440 
SN, CWES 6600 940 
1911 CWES 6600 940 
1 880 
1920 CWES 2200 1 040 
1920 CWES 2200 1 040 
1926 - CGE 2400 1 040 
3 120 
1928 CGE 2300 2 000 
1928 CGE 2300 2 000 
4 000 
13 160 
1954 CGE 13800 8 800 
1954 CGE 13800 8 800 
17 600 
17 600 
1924 CGE 2300 1 280 
1948 CGE 2300 ZaOazZ 
4 032 
4 092 
1951 GE 13800 35 625 
35 Zoe 13800 35 625 
ible {ee 13800 40 000 
1958) 9eGE 13800 40 000 
1958) SGE 13800 40 000 
1965 GE 13800 56 250 
1965 GE 13800 56 250 


HYDRO 


LA CIE PRICE LTEE 
ADAM CUNNINGHAM 
LATITUDE 48 40 


LONGITUDE 71 10 
LAC BROCHET 


OPERATING HEADS 
HAUTEUR DE CHUTE 


MAXIMUM MINIMUM NORMAL 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 51 


CHICOUTIMI 


LATITUDE 48 25 
LONGITUDE 71 03 
RIVIERE CHICOUTIMI 


22 20 741 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 45 


CHUTE AUX GALETS 


LATITUDE 48 40 
LONGITUDE TAN AB 
RIVIERE SHIPSHAW 


31 30 31 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 51 


JIM GRAY 


LATITUDE 48 42 
LONGITUDE 71°10 
LAC LAMOTHE 


103 93 102 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 51 


JONQUIERE MILL 


LATITUDE 48 25 
LONGITUDE TAL US) 
RIVIERE AUX SABLES 


20 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 23 


KENGGAMI 


LATITUDE 48 25 
LONGITUDE iiily 45) 
RIVIERE AUX SABLES 


81 80 80 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 23 


MURDOCK WILLSON 


LATITUDE 48 27 
LONGITUDE 70 14 
RIVIERE SHIPSHAW 


82 78 81 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 51 


MAC LAREN QUEBEC POWER CO 


HIGH FALLS 


LATITUDE 45 47 
LONGITUDE 75 38 
RIVIERE DU LIEVRE 


55 53 54 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 1193 


MASSON 


LATITUDE 45 34 
LONGITUDE 75 20 
RIVIERE DU LIEVRE 


59 57 58 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - Wat 
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MAIN TURBINES 
TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM 

ANNEE ET TURBINE T/MN 
FABRICANTS 

1953 CAC RP 180 
1923. DEW RF 129 
1921 SMS RF 189 
1921 SMS RF 189 
1982 DEW RF Zh 
1982 DEW RF 277 
1916 SMS RF 240 
1916 SMS RF 240 
1912 ACB RF 600 
1912 ACB RF 600 
1957 KMW RF 180 
19239 MSI RF 

1929 MSI RF 180 
13Z3he MSI RF 180 
1933 CAC RF 

1933 CAC RF 164 
1933 CAC RF 164 
1933 CAC RF 164 
1933 CAC RF 164 


HEAD 
CHUTE 


(62 


Ww 
aS 
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20 
20 


80 
80 


80 


CAPACITY 
CAPACITE 


KW 


7 


am 


30 
30 


—_ 


NP 


61 


087 


580 
580 


000 
000 


212 


499 
4993 


172 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1953 CGE 6900 6 375 
6 375 
1923 CWES 6600 3 300 
3 300 
1921 CGE 6600 6 800 
elas, CGE 6600 6 800 
13 600 
1953 CWES 13800 25 500 
135355 “CWES 13800 25 500 
51 000 
1926 CGE 6600 1 200 
194255) SEE 6600 1 200 
2 400 
1912 CWES 6600 2 345 
1912 CWES 6600 2 345 
4 690 
1957 CWES 13800 51 000 
51 000 
138 965 
1929 CWES 13200 21 250 
1929  CWES 13200 21 250 
1923  CWES 13200 21 250 
1933 CWES 13200 21 250 
85 000 
1833 CWES 13200 23 800 
1933 CWES 13200 23 800 
1933 CWES 13200 23 800 
1933 CWES 13200 23 800 


HYDRO 
OPERATING HEADS 
HAUTEUR DE CHUTE 


MAXIMUM MINIMUM NORMAL 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE 


MAGOG CITE DE 
MAGOG 7 


LATITUDE 45 16 

LONGITUDE 72 07 

LAC MEMPHREMAGOG 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 11 


PAPETERIE REED LTEE 
FORESTVILLE 20 18 19 


LATITUDE 48 44 

LONGITUDE 69 04 

RIV. SAULT AU COCHON 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 6 


PAPIER JOURNAL DOMTAR LTEE 
BIRDS 8 8 8 


LATITUDE 46 44 

LONGITUDE 71 42 

RIV. JACQUES CARTIER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 25 


MAC DOUGALL 18 17 17 
LATITUDE 46 45 
LONGITUDE 71 42 


RIV. JACQUES CARTIER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 23 


PEMBROKE ELECTRIC LIGHT CO LTD 

WR BEATTY 40 38 33 
LATITUDE 45 55 

LONGITUDE 76 55 


RIVIERE NOIRE 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 25 


SOC D’ELECT ET DE CHIMIE ALCAN LTEE 
CHUTE A CARON 50 48 49 
LATITUDE 48 25 


LONGITUDE (ae ai 
RIVIERE SAGUENAY 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 31 
CHUTE A LA SAVANNE 38 31 35 
LATITUDE 48 49 


LONGITUDE 71 47 
RIVIERE PERIBONKA 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 524 
CHUTE DES PASSES 138 160 186 
LATITUDE 49 54 


LONGITUDE (a) ws 
RIVIERE PERIBONKA 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 309 
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MAIN TURBINES 
TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM 
ANNEE ET TURBINE T/MN 
FABRICANTS 


1911 SGE IP 150 
1911 SGE IP 150 
1954 CBAR RF 514 
1937. DEW RP 180 
1925 SMS RF 240 
1927 SMS RF 240 
1917 BOVG RF 514 
1940 LE RF 514 
1944 SMS RF 514 
Seo) IL RF 360 
1951 JL RF 360 
1931 SMS RF 

1931 SMS RF 120 
1332 SMS RF 120 
1934 SMS RF 120 
1953 DEW RF 

1953 DEW RF 106 
1953. DEW RF 106 
1953 DEW RF 106 
1953. DEW RF 

SSS oeee RF 200 
JOEK) fale RF 200 
(ISIS EE RF 200 
1360) EE RF 200 
1360) EE RF 200 


HEAD 
CHUTE 


20 


CAPACITY 
CAPACITE 


KW 


Nn = 


300 
900 


970 


678 


PS 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1911 SGE 4160 657 
UEBN SGE 4160 540 
ever 
uy ald}y 
1954 EE 2300 1 000 
1 000 
1 000 
1937 - WEST 600 1 920 
1 920 
1925 WEST 2200 1 200 
1927 WEST 2200 1 200 
2 400 
4 320 
1917 WEST 2500 1 250 
1940 WEST 2500 1 530 
1944 WEST 2500 1 800 
1950 WEST 2500 22250 
1951 WEST 2500 2 250 
3 080 
§ 080 


1931 CWES 13200 45 000 
1931 CWES 13200 45 000 
1932 CWES 13200 45 000 
1932  CWES 13200 45 000 


1953 CGE 13800 37 450 
13953 ~ CGE 13800 37 450 
1953 (CGE 13800 37 450 
1953 CGE 13800 37 450 
1953 CGE 13800 37 450 


13595) CGE 14400 148 500 
1959 CGE 14400 148 500 
1959 CGE 14400 148 500 
1960 CGE 14400 148 500 
1960 CGE 14400 148 500 
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HYDRO HYDRO 
OPERATING HEADS MAIN TURBINES MAIN GENERATORS 
HAUTEUR DE CHUTE TURBINES PRINCIPALES GENERATEURS PRINCI PAUX 
YEAR AND : YEAR AND 
MAXIMUM MINIMUM NORMAL MANUFACTURER RUNNER RPM HEAD CAPACITY MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE ANNEE ET TURBINE T/MN CHUTE CAPACITE ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS FABRICANTS 
cobceceocce uk oGhoee sor soe M KW KW 
CHUTE DU DIABLE 34 414 32 1952 CAC RF 106 34 41 030 1952 CWES 13800 37 450 
1952 CAC RF 106 34 41 030 1952 CWES 13800 37 450 
LATITUDE 48 47 1952 CAC RF 106 34 41 030 1952 CWES 13800 37 450 
LONGITUDE 71 42 1952 CAC RF 106 34 41 030 1952 CWES 13800 37 450 
RIVIERE PERIBONKA 1352 CAC RF 106 34 41 030 1952 CWES 13800 37 450 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 509 
187 250 
ISLE MALIGNE 34 721 32 1925 CAC RF 112 34 33 570 1925 CWES 13200 28 000 
1925 CAC RF 112 34 33 570 1925 CWES 13200 28 000 
LATITUDE 48 35 1925 CAC RF 112 34 33 570 1925 CWES 13200 28 000 
LONGITUDE 71 38 ; 1925 CAC RF 112 34 33 570 1925 CWES 13200 28 000 
LAC ST-JEAN 1925 CAC RF 112 34 33 570 1925: CWES,;. 13200 28 000 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 1085 1925 CAC RF 112 34 33 570 1925 CWES 13200 28 000 
1925 CAC RF 112 34 33 570 1925  CWES 13200 28 000 
1925 CAC RF 112 34 33 570 1925 CWES 13200 28 000 
1926 CAC RF 112 34 33 570 1926 CWES 13200 28 000 
1926 CAC RF 112 34 33 570 1926 CWES 13200 28 000 
1928 CAC RF 112 34 33 570 1928 CWES 13200 28 000 
1937 CAC RF 112 34 33 570 1937 CWES 13200 28 000 
336 000 
SHIPSHAW 65 62 63 1942 AC RF 129 63 75 346 1942 CGE 13200 60 000 
1942 AC RF 129 63 75 346 1942 CWES 13200 60 000 
LATITUDE 48 26 1943 SMS RF 129 63 70 870 1943. CWES 13200 58 500 
LONGITUDE aleali2. 1943 SMS RF 129 63 70 870 1943. CWES 13200 58 500 
RIVIERE SAGUENAY 1943 AC RF 129 63 76 838 1943 CGE 13200 60 000 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 1 167 1943 AC RF 129 63 76 838 1943 CWES 13200 60 000 
1943. AC RF 129 63 76 838 1943 CGE 13200 60 000 
1943 AC RF 129 63 76 838 1943. CWES 13200 60 000 
1943 AC RF 129 63 76 838 1943 CGE 13200 60 000 
1943. AC RF 129 63 76 838 1943. CWES 13200 60 000 
1943 SMS RF 129 63 70 870 1943 CGE 13200 60 000 
1943 SMS RF 129 63 70 870 1943 CWES 13200 60 000 
717 000 
2 350 000 
THE JAMES MAC LAREN CO LTD 
DUFFERIN FALLS 20 18 19 US IIs RPK 164 19 18 650 1958 CWES 13200 19 125 
195955 EE RPK 164 19 18 650 19539 CWES 13200 UE A435) 
LATITUDE 45 36 
LONGITUDE 1s) 745 38 250 
RIVIERE DU LIEVRE 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 127 
38 250 
QUEBEC, TOTAL 24 928 532 
ONTARIO 
ABITIBI-PRICE INC 
IROQUOIS FALLS 13 9 13 1949 HOLY RF 240 13 1 343 1949. CWES 12500 1 200 
1949 HOLY RF 250 13 1 343 1949 CWES 12500 1 200 
LATITUDE 48 46 19439 SMS RF 240 13 1 790 1949 CWES 12500 2 025 
LONGITUDE 80 40 1949 SMS RF 240 13 1 790 1949 CWES 12500 Ze0Z5 
ABITIBI RIVER 1949 SMS RF 240 13 1 790 1949 CWES 12500 2 025 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 170 1943 SMS RF 240 13 1 790 1949 CWES 12500 2 025 
1949 SMS RF 240 13 Ue TEEK9) 1949 CWES 12500 22,025 
1943 NOHB RF 240 13 1 641 1949 CWES 600 1 280 
19439  NOHB RF 240 13 1 641 1949 CWES 600 1 280 
1943  NOHB RF 240 13 1 641 1949 CWES 600 1 280 
1943  NOHB RF 240 13 1 641 1949 CWES 600 1 280 
19439  NOHB RF 240 13 1 641 1943  CWES 600 1 280 
1943  NOHB RF 240 13 1 641 19439  CWES 600 1 280 
1949 NOHB RF Z50 13 1 641 1949  CWES 600 1 280 
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HYDRO 
OPERATING HEADS 
HAUTEUR DE CHUTE 
MAXIMUM MINIMUM NORMAL 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE 
asics We owE TS Meee aces 
ISLAND FALLS 20 13 19 
LATITUDE 49 32 
LONGITUDE 81 23 


ABITIBI RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


SMOOTH ROCK FALLS Wes 9 15 


LATITUDE 49 12 

LONGITUDE 81 38 

MATTAGAMI RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 55 


TWIN FALLS 18 io 17 


LATITUDE 48 45 

LONGITUDE 80 35 

ABITIBI LAKE 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 116 


ALMONTE PUBLIC UTILITIES COMM 
ALMONTE LS) 3 9 


LATITUDE 45 14 

LONGITUDE come 

MISSISSIPPI RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 18 


BOISE CASCADE CANADA LTD 
CALM LAKE 26 23 25 


LATITUDE 48 48 

LONGITUDE 92 10 

CALM LAKE 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 34 


FORT FRANCES 3 6 3 


LATITUDE 48 38 
LONGITUDE 33 20 
RAINY RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 136 


KENORA 6 5 ) 


LATITUDE 49 45 
LONGITUDE $4 33 
LAKE OF THE WOODS 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 113 


NORMAN fi 5 6 


LATITUDE 43 45 
LONGITUDE 94 34 
LAKE OF THE WOODS 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 205 
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MAIN TURBINES 
TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM 
ANNEE ET TURBINE  T/MN 
FABRICANTS 

1925 IPM RF 25 
1979 DEW RF 128 
1981 DEW RF 128 
1982 DEW RF 128 
See EN RF Uribe 
1917 IPM RF Ui 
1921 IPM RF 128 
1321 IPM RF 128 
1321 IPM RF 128 
1921 IPM RF 128 
Uns\A0/ IPM RF 128 
i325 CB RPF 120 
1328 SMS RPF 257 
13928 SMS RF 225 
1928 SMS RF 225 
1955e5 CVIC RP 200 
[SSSeee CVE RP 200 
1955  CVIC RP 200 
1955 CVIC RP 200 
1955 ~CVIC RP 200 
1955 CVIC RP 200 
1955 CVIC RP 200 
13955) CVIC RP 200 
1923 SMS RF 120 
1923. SMS RF 120 
1923. SMS RF 120 
1923 SMS RF 120 
1923 SMS RF 120 
1923. SMS RF 120 
1924 SMS RF 120 
1924 SMS RF 120 
1924 SMS RF 120 
1924 SMS RF 120 
1925 SMS RP 120 
1925 SMS RP 120 
1925)" SMS RP 120 
1925 SMS RP 120 
1925 SMS RP 120 
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ww 
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25 


wmuowiwowwww 
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CAPACITY 
CHUTE CAPACITE 


Shrahht 


SSS SSeS 


NIM PNP 


317 
485 


774 
774 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE Ells VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
13:25 CGE 12500 3 600 
1973 WEST 12500 14 040 
1381s) WESTIE FaZ2500 14 040 
1982 WEST 12500 14 040 
51 720 
{317 CGE 2300 3125 
tS?) CCE 2300 slzs 
6 250 
1921 CWES 13200 4 050 
1921 CWES 13200 4 050 
1921 CWES 13200 4 050 
1921 CWES 13200 4 050 
1927 CWES 13200 4 050 
20 250 
$3 705 
1924 EM 2200 400 
WEVA 6. Jae 2200 440 
840 
840 
1928 CWES 6600 4 675 
1928 CWES 6600 4 675 
§ 350 
insey eles 6300 1 600 
ieee {cles 6900 1 600 
1955 “CGE 63900 1 600 
99508) CGE 6300 1 600 
1395 CGE 6300 1 600 
1955 CGE 63900 1 600 
LISS ee CCE 63900 1 600 
1955 CGE 6300 1 600 
12 800 
1923. EM 2400 1 000 
1923. EM 2400 1 250 
1923. EM 2400 1 250 
1923 EM 2400 1 000 
13923. EM 2400 1 000 
1923. EM 2400 1 250 
1924 EM 2400 IzZ50 
1824 EM 2400 1 000 
1924 EM 2400 1250 
1924 EM 2400 1 250 
11 500 
1925 CWES 6600 3 300 
1925  CWES 6600 3 300 
1925  CWES 6600 3 300 
1925  CWES 6600 3 300 
1925  CWES 6600 3 300 
16 500 
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HYDRO HYDRO 
OPERATING HEADS MAIN TURBINES MAIN GENERATORS 
HAUTEUR DE CHUTE TURBINES PRINCIPALES GENERATEURS PRINCIPAUX 
) YEAR AND YEAR AND 
MAXIMUM MINIMUM NORMAL MANUFACTURER RUNNER RPM HEAD CAPACITY MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE ANNEE ET TURBINE T/MN CHUTE CAPACITE ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS FABRICANTS 
Ee one Ms ee esas M KW KW 
STURGEON FALLS 20 17 19 1927 SMS RF 200 19 2p780 1927 CWES 6600 3 825 
1927 SMS RF 200 19 3 730 1927  CWES 6600 3 825 
LATITUDE 48 42 
LONGITUDE §2°15 7 650 
SEINE RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 34 
57 800 
BRACEBRIDGE HYDRO 
BRACEBRIDGE FALLS 1 11 11 1937 CB RF 400 11 269 1902 CE 4160 300 
1957 CB RF 400 Ta 269 1905 CGE 4160 300 
LATITUDE 45 03 
LONGITUDE 78 19 600 
MUSKOKA RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 3 
HIGH FALLS 15 13 13 1948 CB RF 360 13 895 1948 CGE 6300 800 
LATITUDE 45 00 800 
LONGITUDE “EP eS 
MUSKOKA RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 3 
WILSONS FALLS 10 10 10 1978 WK RF 300 10 559 1978 CGE 4160 600 
LATITUDE 45 02 600 
LONGITUDE TA as 
MUSKOKA RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 3 
2 000 
l) CAMPBELLFORD TOWN OF 
CROW BAY 3 8 3 1981 BHTC RF 150 3 746 1908 AC 2400 300 
1912 SGE RF 120 3 1 097 1912 SGE 2400 1 175 
LATITUDE 44 20 
LONGITUDE 77 46 2 075 
TRENT CANAL 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 
2 075 
CANADIAN NIAGARA POWER CO LTD 
RANKINE 33 38 38 1904 CGE RF 250 4) 7 460 1904 CGE 12000 7 500 
1904 CGE RF 250 41 7 460 1904 CGE 12000 7 500 
LATITUDE 43 04 1905 CGE RF 250 4) 7 460 1905 CGE 12000 7 500 
LONGITUDE 79 04 1906 CGE RF 250 41 7 460 1906 CGE 12000 7 500 
“NIAGARA RIVER 1906 CGE RF 250 41 7 460 1906 CGE 12000 7 500 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 180 1910  CWES RF 250 41 § 325 1910  CWES 12000 9 375 
1913 CWES RF 250 41 § 325 1913  CWES 12000 3 375 
1816 CWES RF 250 41 8 019 1916 CWES 12000 9 375 
1916 CWES RF 250 41 8 01S 1916  CWES 12000 9 375 
1917  CWES RF 250 4} 8 019 TS? SeWES 12000 § 375 
1924  CWES RF 250 39 8 952 1924  CWES 12000 10 300 
94 675 
94 675 
E B EDDY FOREST PRODUCTS LTD 
EDDY 12 3 12 1909 SMS RF 12 3 469 1909 ACB 2200 3 000 
1909 SMS RF 164 12 3 469 1903 ACB 2200 3 000 
LATITUDE 45 25 1912 SMS RF 164 12 3 469 1912 ACB 2200 3 300 
LONGITUDE 75 43 aaa 


OTTAWA RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 566 


HYDRO 


OPERATING HEADS 


HAUTEUR DE CHUTE 


MAXIMUM MINIMUM NORMAL 
* MAXIMUM MINIMUM NORMALE 


eee eee eee 


ESPANOLA 20 


LATITUDE 46 16 
LONGITUDE 81 46 
SPANISH RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


GANANOQUE LIGHT & POWER LTD 
BREWERS MILLS 5 
LATITUDE 44 24 


LONGITUDE 76 19 
RIDEAU CANAL 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 
GANANOQUE 7 
LATITUDE 44 20 


LONGITUDE 76 10 
SANANOQUE RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 
JONES FALLS JE 
LATITUDE 44 33 


LONGITUDE 76 14 
RIDEAU CANAL 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 
KINGSTON MILLS 14 
LATITUDE 44 18 


LONGITUDE 76 27 
RIDEAU CANAL 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 
WASHBURN 4 
LATITUDE 44 23 


LONGITUDE 76 20 
RIDEAU CANAL 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


GREAT LAKES FOREST PRODUCTS LTD 
DRYDEN 13 
LATITUDE 49 47 


LONGITUDE cP ey 
WABIGOON RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 
EAGLE RIVER 11 
LATITUDE 49 48 


LONGITUDE 93 13 
EAGLE RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 
MCKENZIE FALLS 8 
LATITUDE 49 49 


LONGITUDE 33 13 
EAGLE RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


MOYEN 


MOYEN 


MOYEN 


MOYEN 


MOYEN 


82 
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MAIN TURBINES 
TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM 
ANNEE ET TURBINE  T/MN 
FABRICANTS 

1906 HOLY RF 360 
1906 HOLY RF 360 
1906 HOLY RF 360 
1906 HOLY RF 360 
1945 DEW RF 144 
1940 WH RF 150 
1940 WH RF 150 
1940 WH RF 150 
1939. WH RF 100 
1948 CAC RF 20 
1948  CBAR RF 514 
1950 CBAR RF 514 
1950 CBAR RF 00 
1914 CAC RF 360 
1926 BOVG RF 360 
Siam RF 360 
1984  BOVG RF 180 
1912 SMS RF 360 
1928 SMS RF 164 
1938 MSI RPK 240 


HEAD CAPACITY 
CHUTE CAPACITE 


MMM 


8 


715 


187 


703 


1 492 


1 108 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1906 WEST 4160 1 250 
1906 WEST 4160 1 250 
1906 WEST 4160 1 250 
1906 WEST 4160 1 250 
1945 WEST 4160 7 700 
12 700 
22 000 
1940 CGE 600 300 
1940 CGE 600 300 
1940 CGE 600 300 
300 
1939 CGE 600 600 
600 
1948 CGE 2300 180 
1948 CGE 2300 800 
1950 CGE 2300 800 
1950 CGE 2300 800 
2 580 
1914 CGE 2400 600 
1926 CGE 2400 800 
1977 = WEST 2400 500 
1 300 
1984 CGE 2400 150 
150 
6 130 
1912 LOM 600 600 
600 
1928 CGE 2300 1 760 
1 760 
1938 CGE 2400 IPAVZO 
1 120 


HYDRO 
OPERATING HEADS 
HAUTEUR DE CHUTE 


MAXIMUM MINIMUM NORMAL 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE 


WAINWRIGHT FALLS s 8 9 


LATITUDE 43 50 

LONGITUDE 92 53 

WABIGOON RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 12 


GREAT LAKES POWER CO LTD 
ANDREWS FALLS 57 50 55 


LATITUDE 47 14 

LONGITUDE 84 39 

MONTREAL RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 40 


CLERGUE 6 5 5 


LATITUDE 46 31 

LONGITUDE 84 21 

LAKE SUPERIOR 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 391 


GARTSHORE FALLS 34 


LATITUDE 47 15 

LONGITUDE 84 35 

MONTREAL RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 40 


HIGH FALLS 46 42 46 


LATITUDE 47 56 
LONGITUDE 84 43 
MICHIPICOTEN RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 71 


HOGG 24 20 23 


LATITUDE 47 12 

LONGITUDE 84 36 

MONTREAL RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 40 


HOLLINGSWORTH FALLS 35 14 33 


LATITUDE 47 26 
LONGITUDE 84 31 
MICHIPICOTEN RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 58 


MACKAY 75 57 61 


LATITUDE 47 17 

LONGITUDE 84 27 

MONTREAL RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 40 


MCPHAIL FALLS 14 2 14 


LATITUDE 47 56 
LONGITUDE 84 40 
MICHIPICOTEN RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 70 


SCOTT FALLS 23 20 22 


LATITUDE 47 56 
LONGITUDE 84 45 
MICHIPICOTEN RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - TA 
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MAIN TURBINES 
TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM 

ANNEE ET TURBINE T/MN 
FABRICANTS 

1921 SMS RP 225 
1938 SMS RF 257 
1942 SMS RF 257 
1975 DEW RF 240 
1982 AC RPK 64 
1982 AC RPK 64 
1982 AC RPK 64 
1958 DEW RPK 240 
1929 SMS RF 240 
1930 SMS RF 240 
1950 SMS RF 240 
1964 CAC RPK 200 
1959 DEW RPK 200 
1937 SMS RF 277 
1941 SMS RF 277 
1957 SMS RF 240 
1954 SMS RPK 200 
1954 SMS RPK 200 
1952 SMS RPK 225 
1952 SMS RPK 225 


HEAD 


CAPAC 


Iny, 


CHUTE CAPACITE 


54 
56 


oom 


34 


33 


KW 
1 


ee 


22 


on 


nN 


044 


604 


225 


604 


274 
274 
126 


abs: 
535 


460 
460 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1928 CWES 11000 1 000 
1 000 
4 480 
1938 CGE 11000 8 100 
1342 CGE 11000 8 100 
1975 CGE 11500 22 500 
38 700 
1982 CGE 4160 18 200 
1982 CGE 4160 18 200 
1982 CGE 4160 18 200 
54 600 


1958 CWES 11500 20 000 


20 000 
Ugveh — (elete 11000 6 750 
1930 CGE 11000 6 750 
1950 CGE 11000 Jeor5 
Zomio 


1964 CGE 11500 15 000 


1959 CGE 11500 20 000 


20 000 
1937. )sCGE 11000 3 000 
1341 CGE 11000 3 000 
195% CGE 11/500 yun 2 2500 
40 500 
1954 CGE 11500 5 000 
1954 CGE 11500 5 000 
10 000 


13528 CGE 12500 6 800 
19528 CGE 12500 6 800 


235 575 


HYDRO 
OPERATING HEADS 
HAUTEUR DE CHUTE 


MAXIMUM MINIMUM NORMAL 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE 


INCO METALS CO 
BIG EDDY 30 26 23 


LATITUDE 46 23 

LONGITUDE 81°35 

SPANISH RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN 


54 


HIGH FALLS 26 24 25 


LATITUDE 46 23 
LONGITUDE 81 34 
SPANISH RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN 54 


NAIRN 9 7 8 


LATITUDE 46 21 

LONGITUDE 81 35 

SPANISH RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN 


54 


WABAGESHIK Ha 21 21 


LATITUDE 46 19 

LONGITUDE Bites} 

VERMILION RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN 


rhe 


MACMILLAN BLOEDEL INDUSTRIES LTD 
STURGEON FALLS 12 12 12 


LATITUDE 46 22 

LONGITUDE 73055 

STURGEON RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 57 


ONTARIO HYDRO 
ABITIBI CANYON 73 71 73 


LATITUDE 49 53 

LONGITUDE 81 34 

ABITIBI RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 291 


AGUASABON 31 $1 31 


LATITUDE 48 47 

LONGITUDE 87 08 

AGUASABON RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 63 


ALEXANDER 18 17 17 


LATITUDE 43 08 

LONGITUDE 88 21 

NIPIGON RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 324 
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MAIN TURBINES 
TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM 

ANNEE ET TURBINE  T/MN 
FABRICANTS 

1929 IPM RF 189 
Weleeh ald RF 187 
1923. IPM RF 189 
1918 IPM RF 150 
1966 DEW RF 400 
1966 DEW RF 400 
1966 DEW RF 400 
1966 DEW RF 400 
1919 AC RF 100 
1313 AC RF 100 
1919 AC RF 100 
1912 AC RF 300 
WE Ee ht RF 360 
1951 WK RF 180 
1932 HOLY RF 240 
1942 SMS RF 240 
1942 HOLY RF 240 
1942 HOLY RF 240 
1964 SMS RF 240 
1933. CAC RF 

1933 CAC RF 164 
1836 CAC RF 150 
1336 CAC RF 150 
1959 CAC RF 

1948 DEW RF 257 
1948 DEW RF 257 
1930 MSI RF 

1931 MSI RF 100 
1931 MSI RF 100 
1945 DT RP 150 
1958 DEW RP 


HEAD 


M 


www 


nr 
— 


ey 
MNMPNMNP 


88 
88 


Se a 
NNNNIN 


CAPACITY 
CHUTE CAPACITE 


KW 


NNN 
ooo 
SAAR 
NNN 


NMNNVW 


Nr 


— 


23 
23 


AN ES SS 
SPwWwww 


738 
738 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1929  CWES 6600 7 200 
1929 CWES 6600 7 200 
1986 CGE 13800 6 700 
21 100 
1918 CWES 2400 5 550 
1966 CGE 4160 3 000 
1966 CGE 4160 3 000 
1966 CGE 4160 3 000 
1966 CGE 4160 3 000 
17 550 
13917 AC 2200 1 500 
1917 AC 2200 1 500 
UGE) (Clee 2200 1 500 
4 500 
1912 AC 2200 1 600 
1935 CGE 2300 2 140 
3 740 
46 830 
1912 CWES 2200 1 800 
Uke (elej= 2200 1 415 
1942 CWES 2200 1 685 
1942  CWES 2200 1 685 
1942 CWES 2200 1 350 
1964 CWES 2200 1 415 
3 350 
9 350 


1933 CGE 13800 41 225 
USEC) [ellis 13800 63 000 
1966 CGE 13800 43 200 
1970 CGE 13800 43 200 
1977 CGE 13800 43 200 


1948  CWES 13800 20 250 
1948 CWES 13800 20 250 


1930 CGE 12000 12 
13931 CGE 12000 ily 
1331 CGE 12000 12 750 
1945 CGE 12000 13 
1958 CGE 12000 13 
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HYDRO HYDRO 
OPERATING HEADS MAIN TURBINES MAIN GENERATORS 
HAUTEUR DE CHUTE TURBINES PRINCIPALES GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND YEAR AND 
MAXIMUM MINIMUM NORMAL MANUFACTURER RUNNER RPM HEAD CAPACITY MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE ANNEE ET TURBINE T/MN CHUTE CAPACITE ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS FABRICANTS 
Week ee Matra M KW KW 
ARNPRIOR 21 19 20 1976 DEW RF 113 21 40 284 1976 CGE 13800 37 050 
1977. DEW RF 113 21 40 284 1977. CGE 13800 37 050 
LATITUDE 45 26 
LONGITUDE 76 21 74 100 
MADAWASKA RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 83 
AUBREY FALLS 56 54 53 1969 DEW RF 116 53 74 600 1969 CGE 11000 65 075 
1969 DEW RF 116 53 74 600 1969 CGE 11000 65 075 
LATITUDE 46 58 
LONGITUDE 83 13 130 150 
MISSISSAGI RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 40 
AUBURN 5 5 5 1911 WH RF 150 5 709 1911 CGE 2400 625 
1911 WH RF 150 Ss 709 {Siem CGE 2400 625 
LATITUDE 44 19 1912 WH RF 150 5 709 1912 CGE 2400 625 
LONGITUDE 78 19 
OTONABEE RIVER 1 875 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 56 
BARRETT CHUTE 47 46 47 1942 CAC RF 164 46 20 888 1942 CGE 13200 20 400 
1942 CAC RF 164 46 20 888 1942 CGE 13200 20 400 
LATITUDE 45 15 1968 CAC RF 120 46 62 664 1968 CGE 13800 55 800 
LONGITUDE 76 45 1968 CAC RF 120 46 62 664 1968 CGE 13800 55 800 
MADAWASKA RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 87 152 400 
BIG CHUTE 18 17 18 1911 WH RF 300 Vi 370 1911  CWES 2300 900 
1911 WH RF 300 17 970 1911 CWES 2300 300 
LATITUDE 44 53 1911 WH RF 300 17 970 1911 CWES 2300 300 
LONGITUDE 79 41 1919  WSM RF 300 1/ 1 716 1919 CGE 2300 1 280 
SEVERN RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 48 3 980 
BIG EDDY 12 10 11 1941 MSI RPF 200 12 3 939 1941 CWES 6500 3 825 
1941 MSI RPF 200 12 3 939 1941 CWES 6600 3 825 
LATITUDE 45 01 
LONGITUDE 79 45 7 650 
MUSKOKA RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 46 
BINGHAM CHUTE 14 13 14 1923 WK RF 450 14 485 1923. CWES 2200 405 
1924 WK RF 450 14 485 1924  CWES 2200 405 
LATITUDE 46 05 
LONGITUDE 73 24 810 
SOUTH RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 10 
CALABOGIE 10 6 ) 1817 AC RF 164 g 2 238 1938 CGE 6600 2 000 
1917 AC RF 164 3 2 238 1938 CGE 6600 2 000 
LATITUDE 45 18 
LONGITUDE 76 42 4 000 
MADAWASKA RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 81 
CAMERON 23 22 22 1921 IPM RF 120 22 9 325 1921 CWES 12000 9 540 
1921 IPM RF 120 22 9 325 1921  CWES 12000 9 540 
LATITUDE 49 09 1924 CAC RF 120 22 9 325 1924 CGE 12000 8 480 
LONGITUDE 88 20 1924 CAC RF 120 22 9 325 1924 CGE 12000 8 480 
NIPIGON RIVER 1925 CVIC RF 120 22 9 325 1925 CGE 12000 8 480 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 344 1926 CVIC RF 120 22 9 325 1926 CGE 12000 8 480 
1958 DEW RPF 164 OZ 18 650 1958 CWES 12000 19 000 
72 000 
CARIBOU FALLS ty 17 17 1958 DEW RP 113 18 34 048 1958 CGE 13800 25 650 
1958 DEW RP 113 18 33 219 1958 CGE 13800 25 650 
LATITUDE 50 15 1958 DEW RP 113 18 34 048 1958 CGE 13800 25 650 
LONGITUDE 94 58 
ENGLISH RIVER 76 3950 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 4 364 


HYDRO 


OPERATING HEADS 
HAUTEUR DE CHUTE 


MAXIMUM MINIMUM NORMAL 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE 


CHATS FALLS 16 


LATITUDE 45 28 
LONGITUDE 76 14 
OTTAWA RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 
CHENAUX 12 
LATITUDE 45 35 


LONGITUDE 76 40 
OTTAWA RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


CONISTON it 


LATITUDE 46 28 
LONGITUDE 80 49 
WANAPITEI RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 
CRYSTAL FALLS 1 
LATITUDE 46 27 


LONGITUDE Us) eye 
STURGEON RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


DECEW FALLS #1 83 


LATITUDE 43 07 

LONGITUDE USP UE) 

WELLAND CANAL 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


DECEW FALLS #2 87 


LATITUDE 43 07 
LONGITUDE CAF ANG: 
WELLAND CANAL 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 
DES JOACHIMS 41 
LATITUDE 46 11 


LONGITUDE 77 42 
OTTAWA RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


EAR FALLS 10 


LATITUDE 50 38 
LONGITUDE 33 14 
ENGLISH RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 
ELLIOTT CHUTE 13 
LATITUDE 46 04 


LONGITUDE USP Ss; 
SOUTH RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


MOYEN - 


11 


MOYEN - 


MOYEN - 


MOYEN - 


80 


MOYEN - 


86 


MOYEN - 


40 


MOYEN - 


MOYEN - 


iz 


MOYEN - 


cee eee 


28 


70 


81 


23 


86 


154 


41 


793 


330 


10 
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MAIN TURBINES 
TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM 
ANNEE ET TURBINE  T/MN 
FABRICANTS 

1931 DEW RP 120 
1931 DEW RP 120 
1331 DEW RP 120 
1931 DEW RP 20 
1950 DEW RPF 5) 
1950 DEW RPF 95 
1951 DEW RPF 95 
noi DEW RPF 95 
1951 DEW RPF a5 
1951 DEW RPF 95 
1951 DEW RPF Ee) 
1951 DEW RPF 95 
1905 JM RF 300 
1907 = JM RF 300 
1915 AC RF 257 
1921 IPM RF 138 
1921 IPM RF 138 
Si2s) IPM RF 138 
1921 IPM RF 138 
1904 JMV RF 257 
1904 JMV RF 257 
1905 JMV RF 257 
1905 JMV RF 257 
1911 JMV RF 257 
1911 JMV RF 257 
1943 CAC RF 171 
1947 CAC RF Tea 
1950 DEW RF 106 
1950 DEW RF 106 
1950 DEW RF 106 
1950 DEW RF 106 
1950 DEW RF 106 
1950 DEW RF 106 
1950 DEW RF 106 
1951 DEW RF 106 
1930 DEW RP 180 
1937 SMS RP 180 
1940 SMS RPK 150 
1948 SMS RPK 150 
1929 MSI RP 327 


HEAD 
CHUTE 


aes’ ae 
Onna 


ee ee 
NNNMNNN PNP 


CAPACITY 
CAPACITE 


a 
0100 07101 0101 0 UT 


n— 


—_ at ot oe 


PhhAAD 


73 
73 


UIUTW Ww 
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373 
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HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 

KW 


83 300 

1950 CGE 13800 15 300 
1950 CGE 13800 15 300 
1S5i1 CGE 13800 15 300 
1951 CGE 13800 15 300 
1951 CGE 13800 15 300 
1951 CGE 13800 15 300 
1951 CGE 13800 15 300 
1951 CGE 13800 15 300 
122 400 

1905) CGE 2300 720 
1907) S'ECE 2300 Te 12S 
9) Se GE 2300 2 250 
095 

1921 WEST 2300 2 020 
1921892 WEST 2300 2 020 
1921 WEST 2300 2 020 
132 eee WEST) 2300 2 020 
8 080 

1904 WE 2380 5 300 
1904 WE 2380 5 000 
1905 WE 2380 5 300 
1905 WE 2380 5 3900 
1911 CWES 2380 5 600 
To CWES 2380 4 800 
31 900 


950 CWES 13800 45 000 
950 CWES 13800 45 000 
950 CWES 13800 45 000 
oeg CWES 13800 45 000 
3 
9 
5 


50 CWES 13800 45 000 
50 CWES 13800 45 000 
51 CWES 13800 45 000 


360 000 

1930 CWES 6600 4 000 
1937 OERL 6600 3 825 
1940 CWES 6600 5 400 
1948 CWES 6600 5 400 
18 625 

Za") (SGE 2300 1 440 
1 440 


HYDRO 


EUGENIA 


LATITUDE 44 20 
LONGITUDE 80 32 
BEAVER RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW- 


FRANKFORD 


LATITUDE 44 11 
LONGITUDE 77 36 
TRENT RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW- 


GEORGE W RAYNER 


LATITUDE 46 26 
LONGITUDE 83 23 
MISSISSAGI RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW- 


HAGUES REACH 


LATITUDE 44 17 
LONGITUDE 77 48 
TRENT RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW- 


HANNA CHUTE 


LATITUDE 45 00 
LONGITUDE We 
SOUTH MUSKOKA RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW- 


HARMON 


LATITUDE 50 10 
LONGITUDE 82 10 
MATTAGAMI RIVE 


R 
AVERAGE ANNUAL FLOW- 


HEELY FALLS 


LATITUDE 44 23 
LONGITUDE 77 46 
TRENT RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW- 


HIGH FALLS 


LATITUDE 44 57 
LONGITUDE 76 36 
MISSISSIPPI RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW- 


HOUND CHUTE 


LATITUDE 47 18 
LONGITUDE 73 42 
MONTREAL RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW- 


INDIAN CHUTE 


LATITUDE 47 50 
LONGITUDE 80 27 
MONTREAL RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW- 


OPERATING HEADS 


HAUTEUR DE CHUTE 


MAXIMUM MINIMUM NORMAL 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE 


DEBIT ANNUEL 


DEBIT ANNUEL 


66 


DEBIT ANNUEL 


DEBIT ANNUEL 


10 


DEBIT ANNUEL 


32 


DEBIT ANNUEL 


23 


DEBIT ANNUEL 


26 


DEBIT ANNUEL 


11 


DEBIT ANNUEL 


14 


DEBIT ANNUEL 


MOYEN 


64 


MOYEN 


MOYEN 


MOYEN 


30 


MOYEN 


22 


MOYEN 


Za 


MOYEN 


MOYEN 


65 


120 


20 


31 


273 


23 


75 


25 


10 


30 
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MAIN TURBINES 
TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM 
ANNEE ET TURBINE T/MN 
FABRICANTS 

1915  WYSS RF 300 
1820 8 86AC RF 720 
1813 BOVG RF 113 
1913 BOVG RF 113 
1913 BOVG RF 113 
1913 BOVG RF 113 
1950 CAC RF 212 
1950 CAC RF 212 
1925 CAC RP 8 
1925 CAC RP 180 
1925 CAC RP 8 
1926 DEW RP 225 
iGo) Sed 1 RP 100 
1965 JI RP 100 
1913 WYSS RF 240 
1914 WYSS RF 240 
1919 WSM RF 240 
1920 JL RF 300 
1920 JL RF 300 
1920 8 3=JL RF 300 
1910 WK RF 150 
1910 WK RF 150 
1910 WK RF 150 
1911 WK RF 150 
1923 BOVG RF 300 
1924 WK RF 300 


HEAD 
CHUTE 


uoMmu 


64 
64 


NNN 


CAPACITY 
CAPACITE 


KW 


1 678 
2 984 


21 634 
21 634 


— 
— at ot 
weueow 
hp 


72 803 
72 803 


178 
178 


hab 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1915 CWES 4000 1 200 
13920 CWES 4000 2 400 
3 600 
1913 SGE 7000 650 
(Sieh Sele 7000 650 
1913 SGE 7000 650 
1913 SGE 7000 650 
2 600 
1950 CWES 13800 21 150 
1950 CWES 13800 21150 
42 300 
125 SCWES 6600 1 120 
19:25 SSCWES 6600 4?) 
1925  CWES 6600 1 120 
3 360 
1926 SGE 6600 1 120 
1 120 


1965 CWES 13800 64 600 
1965 CWES 13800 64 600 


123 200 

PSil3 SVCGE 6600 3 750 
1914 CGE 6600 3 750 
1919 SGE 6600 3 000 
10 500 

1920 GE 4400 700 
1IZORGE 4400 700 
1920 GE 4400 700 
2 100 

1910  SGE 11000 700 
1910 SGE 11000 700 
1910 SGE 11000 700 
1911 SGE 11000 700 
2 800 

1823  CWES 2300 1 620 
1924 CWES 2300 1 620 
3 240 


HYDRO 
OPERATING HEADS 
HAUTEUR DE CHUTE 
MAXIMUM MINIMUM NORMAL 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE 
SE GOES Be ih BACPRN OG hc CAC 
KAKABEKA FALLS 59 59 59 
LATITUDE 48 25 
LONGITUDE 83 38 
KAMINISTIKWIA RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 77 
KIPLING 31 30 31 
LATITUDE 50 15 
LONGITUDE 82 08 


MATTAGAMI RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 263 


LAKEFIELD 5 4 4 


LATITUDE 44 25 

LONGITUDE 78 16 

OTONABEE RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


LITTLE LONG 28 27 28 


LATITUDE 50 00 

LONGITUDE 82 10 

MATTAGAMI RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


LOWER NOTCH 73 63 70 


LATITUDE 54 78 

LONGITUDE (heh PAU 

MONTREAL RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 77 


LOWER STURGEON 13 12 13 


LATITUDE 48 49 

LONGITUDE 81 29 

MATTAGAMI RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 93 


MANITOU FALLS 17 16 16 


LATITUDE 50 35 

LONGITUDE S35 27 

ENGLISH RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


MATABITCHUAN 36 95 36 


LATITUDE 47 07 
LONGITUDE 78 30 
MATABITCHUAN RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 8 


MC VITTIE 


LATITUDE 46 17 

LONGITUDE 80 51 

WANAPITEI RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 34 


12 1 12 


MERRICKVILLE 8 7 8 


LATITUDE 44 55 

LONGITUDE 75 50 

RIDEAU RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 
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MAIN TURBINES 
TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM 
ANNEE ET TURBINE T/MN 
FABRICANTS 

1906 JMV RF 277 
13906 JMV RF 277 
1911 JMV RF 277 
1914  JMV RF 257 
1966 DEW RPF 100 
1966 DEW RPF 100 
1928 CAC RP 112 
pgG3) EE RP 95 
R363 VEE RP 35 
1971 DEW RF 120 
1371 DEW RF 120 
1923 DEW RF 136 
1923 DEW RF 136 
1956 DEW RPF 150 
1956 DEW RPF 150 
1956 DEW RPF 150 
1956 DEW RPF 150 
1958 DEW RPF 150 
1910 IPM RF 600 
1910 IPM RF 600 
1310 IPM RF 600 
1910 IPM RF 600 
1912 WK RF 257 
1912 WK RF 257 
1915 WH RF 240 
1919. SMS RF 200 


HEAD 
CHUTE 


M 


30 
30 


27 
27 


70 
70 


—_ 
ww 


oc 


CAPACITY 
CAPACITE 


70 
70 


62 
62 


126 
12 


—s os 
NP 


WWWWW 


MNP P 


313 


664 
664 


820 


6 820 


984 
384 


343 
343 


559 
485 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1924 CGE 4000 5° 400 
1924 CGE 4000 5 400 
1928 CGE 4000 5 400 
1928 CGE 4000 7 370 
24 170 
1966 CWES 13800 62 700 
1966 CWES 13800 62 700 
125 400 
1928  SGE 2400 2 000 
2 000 
1963 CWES 13800 60 800 
1963  CWES 13800 60 800 
121 600 
WSirAl — (ele= 13800 114 000 
1971 CGE 13800 114 000 
228 000 
1923 CGE 2300 3 200 
1923 CGE 2300 3 200 
6 400 
1956 CGE 13800 14 400 
1956 CGE 13800 14 400 
{35655 CGE 13800 14 400 
1956 CGE 13800 14 400 
1958s CGE 13800 14 400 
72 000 
19109 CGE 2400 1 690 
139105 CGE 2400 1 690 
1910 CGE 2400 1 690 
1910 CGE 2400 1 690 
6 760 
1312) ) CGE 2300 1125 
ISii2 CGE 2300 ne25 
2 250 
iis Sele 600 440 
1923) GE 600 400 
840 


HYDRO 
OPERATING HEADS 
HAUTEUR DE CHUTE 
MAXIMUM MINIMUM NORMAL 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE 
SD OOOD Oo Meseeitess otto ten et 
MEYERSBURG 10 10 10 
LATITUDE 44 15 
LONGITUDE 77 48 


TRENT RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


MOUNTAIN CHUTE 48 46 47 


LATITUDE 45 11 

LONGITUDE 76 50 

MADAWASKA RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 82 


NIPISSING 28 27 28 


LATITUDE 46 06 

LONGITUDE Us) 24 

SOUTH RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 11 


ONTARIO POWER 66 61 62 


LATITUDE 43 05 
LONGITUDE 73 05 
NIAGARA RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - TSS) 


OTTER RAPIDS 34 32 34 
LATITUDE 50 11 

LONGITUDE 81 37 

ABITIBI RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


OTTO HOLDEN 25 24 24 


LATITUDE 46 23 
LONGITUDE 78 43 
OTTAWA RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 677 


PINE PORTAGE 32 31 32 


LATITUDE 49 18 
LONGITUDE 88 193 
NIPIGON RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 339 


RAGGED RAPIDS 12 1 11 


LATITUDE 45 01 

LONGITUDE 73 41 

MUSKOKA RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 62 


RANNEY FALLS 15 14 14 


LATITUDE 44 18 

LONGITUDE 77 48 

TRENT RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 
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MAIN TURBINES 
TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM 

ANNEE ET TURBINE  T/MN 
FABRICANTS 

1924 CAC RF 150 
1924 CAC RF 150 
1924 CAC RF 150 
WG EE RF 100 
13967 «=—«EE RF 100 
1921 JM RF 450 
1924 JM RF 450 
1905 JMV RF 188 
1905 JMV RF 188 
1905 JMV RF 188 
13906 JMV RF 188 
1908 JMV RF 188 
1908 JMV RF 188 
1909 JMV RF 188 
1910 JMV RF 188 
1911 JMV RF 188 
1911 JMV RF 188 
1913 JMV RF 188 
1913 WSM RF 188 
1961 CAC RPF 138 
1961 CAC RPF 138 
1963 CAC RPF 138 
1963 CAC RPF 138 
1952 CAC RF 95 
1952 CAC RF 95 
1952 CAC RF 95 
1952 CAC RF 95 
gis di RF 95 
1352 JI RF 95 
13525) JI RF 95 
Lt} ere RF 35) 
1950 CAC RF 109 
1950 CAC RF 109 
1954 SMS RF 103 
1954 SMS RF 109 
1938 MSI RPK 200 
1938 MSI RPK 200 
1922  BOVG RF 120 
1922  BOVG RF 120 
1926 WH RF 360 


HEAD 


eae ee 
ooo 


46 
46 


28 
28 


SSS 
php 


CAPACITY 
CHUTE CAPACITE 


83 
83 


WWWWWOMMOCO COCO 


ww 


ww 


552 
552 


332 
$32 


RIM AK — Sa Se Se 
wmwojwiw———— 
——= = = OCOO00O 


730 
746 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1924  SGE 6600 1 600 
1924 SGE 6600 1 600 
1924 SGE 6600 1 600 
4 800 
1867 CWES 13800 69 750 
1967 CWES 13800 63 750 
139 500 
1903  CWES 2300 1 050 
1903 SGE 2300 1 000 
2 050 
1905 WE 12000 7 500 
1905 WE 12000 7 500 
1905 WE 12000 7 500 
1906 WE 12000 8 770 
1908 WE 12000 8 770 
1908 WE 12000 8 770 
1903 WE 12000 8 770 
13910 CGE 12000 8 775 
1911 CGE 12000 aes) 
1911 CGE 12000 BeurS 
SiS GCE 12000 8 775 
1313) GE 12000 8715 
101 455 
1961 CGE 13800 43 700 
1961 CGE 13800 43 700 
1963 CGE 13800 43 700 
1963 CGE 13800 43 700 
174 800 
1952  CWES 13800 25 650 
1952  CWES 13800 25 650 
1952  CWES 13800 25 650 
1952 CWES 13800 25, 650 
1952  CWES 13800 25 650 
1952 CWES 13800 25 650 
1952  CWES 13800 25 650 
1952 CWES 13800 25 650 
205 200 
1950  CWES 13800 23 700 
1950  CWES 13800 23 700 
1954  CWES 13800> 34 650 
1954  CWES 13800 34 650 
128 700 
1938 CWES 6600 3 825 
1938 CWES 6600 3 825 
7 650 
1922 CGE 6600 3 600 
1922 CGE 6600 3 600 
1926  SGE 600 720 
7 920 
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HYDRO HYDRO 
OPERATING HEADS MAIN TURBINES MAIN GENERATORS 
HAUTEUR DE CHUTE TURBINES PRINCIPALES GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND YEAR AND 
MAXIMUM MINIMUM NORMAL MANUFACTURER RUNNER RPM HEAD CAPACITY MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE ANNEE ET TURBINE T/MN CHUTE CAPACITE ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS FABRICANTS 
BESO WORD © ac ooboeo eles M KW KW 
RED ROCK FALLS 30 27 29 1960 DEW RPF 180 28 13 769 1960 CGE 13800 20 250 
1961 DEW RPF 180 28 UG) 7Ask 1961 CGE 13800 20 250 
LATITUDE 46 19 
LONGITUDE 83 17 40 500 
MISSISSAGI RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 126 
ROBERT H SAUNDERS 26 2g 25 (35S RPF 95 25 55 950 1958 CGE 13800 57 000 
13958) EE RPF 35 25 55 950 S58 CGE 13800 57 000 
LATITUDE 45 01 JE Sle RPF 95 25 555950 1958  CWES 13800 57 000 
LONGITUDE 74 47 Ey fale RPF 35 25 55 950 1958  CWES 13800 57 000 
ST LAWRENCE RIVER UI fale RPF 95 25 63 356 1958 CGE 13800 57 000 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 7 872 1958 EE RPF 95 25 55 950 19587 eaGGE 13800 57 000 
TSS8 SEE RPF 95 25 63 356 1958 CWES 13800 57 000 
Use) tale RPF 95 25 55 950 1959  CWES 13800 57 000 
USER) 131s RPF 35 25 55 950 PIOS= CGE 13800 57 000 
Uc) dale RPF 35 25 55 950 1959 CGE 13800 57 000 
USE) 42/2 RPF he 25 55950 1959 CWES 13800 57 000 
Wei) RS RPF 95 25 55 3950 19539 CWES 13800 57 000 
Usk} Tals RPF 35 25 55 950 Wiech [eels 13800 57 000 
LIS Smee RPF 95 25 554950 1959: ssGGE 13800 57 000 
IigSo BEE RPF 95 25 555950 1959  CWES 13800 57 000 
Uses) [3 RPF 95 25 63 356 1959  CWES 13800 57 000 
912 000 
SANDY FALLS 10 3 10 1911 SMS RF 214 10 895 1911 CWES 12000 950 
1911 SMS RF 214 10 895 VER CWES 12000 950 
LATITUDE 48 31 1916 IPM RF 136 10 1 865 1916 CGE 12000 aS 
LONGITUDE 81 27 
MATTAGAMI RIVER 3 495 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 
SEYMOUR 7 7 7 1903 WK RF 7 821 1909 CGE 2400 600 
19039 WK RF 150 7 821 1903 CGE 2400 600 
LATITUDE 44 13 1910 WK RF 150 7 821 1910 CGE 2400 600 
LONGITUDE 77 46 1911 WK RF 150 7 821 1911 CGE 2400 750 
TRENT RIVER 1911 WK RF af 821 1911 CGE 2400 600 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 
3 150 
SIDNEY 6 6 6 1911 BOVG RF 6 1 044 1911 SGE 6600 795 
USS] BOVG RF 120 6 1 044 1911 SGE 6600 795 
LATITUDE 44 08 1911  BOVG RF 120 6 1 044 1911 SGE 6600 795 
LONGITUDE 77 36 1911 BOVG RF 6 1 044 1911 SGE 6600 795 
TRENT RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 3 180 
SILLS ISLAND 5 4 4 13926 MSI RP 120 4 746 119'3 6) | RCGE 2300 iazies 
1926 MSI RP 120 4 746 1942 CGE 6600 1 020 
LATITUDE 44 12 
LONGITUDE 77 36 74 Pas|e) 
TRENT RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 
SILVER FALLS 110 109 103 1953 CAC RF 240 101 44 760 1953  CWES 13800 45 000 
LATITUDE 48 41 45 000 
LONGITUDE 83 37 
KAMINISTIKWIA RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 30 
SIR ADAM BECK #1 91 83 30 1921 WSM RF 188 33 38 7392 1921 CWES 12000 36 000 
1921 WSM RF 188 33 38 7392 13921 CWES 12000 36 000 
LATITUDE 43 09 1923 DEW RF 188 90 43 268 1923. CWES 12000 45 900 
LONGITUDE 73 03 1923 DEW RF 188 30 43 268 1923 CGE 12000 45 900 
NIAGARA RIVER 1921 DEW RF 190 30 43 268 1955 CGE 13800 46 750 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 409 1930 DEW RF 190 30 SSg5it 1955 CWES 13800 46 750 
1924 DEW F 188 30 43 268 1956 CGE 12000 45 900 
1321 CRMP RF 190 33 55) 951 1971 CWES 13800 46 750 
1921 CRMP RF 225 93 Be) SIS 1984 CGE 13800 53 975 
1921 CRMP RF 225 93 55.9 5i1 1985 CGE 13800 53/3917: 


HYDRO 
OPERATING HEADS 
HAUTEUR DE CHUTE 
MAXIMUM MINIMUM NORMAL 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE 
Soa Tou SE OS Mp Aeieaciekcusacteacters 
SIR ADAM BECK #2 91 89 30 
LATITUDE 43 03 
LONGITUDE 73 03 
NIAGARA RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 1 759 
SIR ADAM BECK P&G Zit. 12 24 
LATITUDE 43 09 
LONGITUDE 73 04 
NIAGARA RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 17 
SOUTH FALLS 34 33 33 
LATITUDE 45 00 
LONGITUDE 73 +18 
SOUTH MUSKOKA RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 20 
STEWARTVILLE 48 46 47 
LATITUDE 45 25 
LONGITUDE 76 30 
MADAWASKA RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 93 
STINSON 18 16 17 


LATITUDE 46 31 

LONGITUDE 80 43 

WANAPITEI RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


TRETHEWEY FALLS 11 10 1 
LATITUDE 44 59 


LONGITUDE ust 
SOUTH MUSKOKA RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - uel 
WAWAITIN 39 38 38 
LATITUDE 48 21 


LONGITUDE 81 30 
MATTAGAMI RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 30 
WELLS 65 59 64 
LATITUDE 46 20 


LONGITUDE 83 35 
MISSISSAGI RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 74 
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MAIN TURBINES 
TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM 
ANNEE ET TURBINE T/MN 
FABRICANTS 


1954 DEW RF 150 
1954 DEW RF 150 
1954 DEW RF 150 
1954 DEW RF 150 
1954 DEW RF 150 
1954 DEW RF 150 
1954 DEW RF 150 
1955 DEW RF 150 
1955 DEW RF 150 
1955 DEW RF 150 
1955 DEW RF 150 
1955 DEW RF 150 
1957 DEW RF 150 
1957 DEW RF 150 
1958 DEW RF 150 
1958 DEW RF 150 
13572 EE RPK 92 
I5¢@e cE RPK 92 
19579 EE RPK 32 
is oCu Ee RPK Sz 
USES [als RPK 92 
Use fats RPK 92 
1916 WH RF 720 
1925 WK RF 514 
1925 WK RF 514 
1948 CAC RF 164 
1948 CAC RF 164 
1948 CAC RF 164 
1969 CAC RF 129 
1969 CAC RF 123 
1925 AC RF 240 
1925 AC RF 240 
1929 MSI RP 257 
1912 SMS RF 375 
1912 SMS RF 375 
1913 SMS RF 375 
1918 SMS RF 375 
1970 DEW RPF 113 
1970 DEW RPF 113 


HEAD 


62 
62 


CAPACITY 
CHUTE CAPACITE 


mr 


WNWPr 


716 


300 
900 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 

KW 


176 700 

1916 CGE 6600 635 
1325) BR 6600 1 600 
19:25) BP 6600 1 600 
3 835 


153 000 
1925 CGE 2300 2 000 
1925 CGE 2300 2 000 
4 000 

1929 SGE 6600 1 600 
1 600 

1912 CWES 12000 2 500 
1912 CWES 12000 2 500 
1913. CWES 12000 3 375 
1918 CWES 12000 3 375 
11 750 

1970 CGE 13800 101 650 
1970 CGE 13800 101 650 
203 300 


HYDRO 
OPERATING HEADS 
HAUTEUR DE CHUTE 
MAXIMUM MINIMUM NORMAL 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE 
aren cneedae Wo bo oomaoon jot 
WHITEDOG FALLS 14 13 14 
LATITUDE 50 07 
LONGITUDE 94 52 
WINNIPEG RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 452 
ORILLIA WATER LIGHT & POWER COMM 
MATTHIAS 14 14 14 
LATITUDE 45 00 
LONGITUDE 73 18 
MUSKOKA RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 16 
MINDEN 22 19 21 
LATITUDE 44 56 
LONGITUDE 78 43 
GULL RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 14 
SWIFT RAPIDS 15 14 14 
LATITUDE 44 51 
LONGITUDE 73 30 
SEVERN RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 35 
OTTAWA HYDRO 
CHAUDIERE #2 12 3 12 
LATITUDE 45°25 
LONGITUDE 75 43 
OTTAWA RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 71 
CHAUDIERE #4 12 10 12 
LATITUDE 45 25 
LONGITUDE 75 43 
OTTAWA RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 92 
PARRY SOUND PUBLIC UTILITIES COMM 
PARRY SOUND i 6 7 
LATITUDE 45 22 
LONGITUDE 80 01 
SEQUIN BASIN 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 4 
PETERBOROUGH UTILITIES COMM 
PETERBOROUGH ; 3 7 8 
LATITUDE 44 18 
LONGITUDE 78 13 
OTONABEE RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 57 
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MAIN TURBINES 
TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM 
ANNEE ET TURBINE  T/MN 
FABRICANTS 

1958 DEW RPF 106 
1958 DEW RPF 106 
1958 DEW RPF 106 
1950 SMS RPK 257 
1935 SMS RF Zit 
1935 SMS RF 277 
1966 CAC RPK Za 
1966 CAC RPK 277 
1979 BARB RPF 277 
1908 SMS RF 1 
1908 SMS RF 180 
1984 BHTC RF 18 


1931 WH RF 163 
IIS eee LER RF 163 
1919 BOVG RF 200 
1919  BOVG RF 257 


1950 CVIC RF 
1950 WH RF 


HEAD 


20 
20 


ask ad 
pp 


—b at ot 
NMP 


<i 
nr 


SN 


occ 


CAPACITY 
CHUTE CAPACITE 


KW 


MMP 


_ 


Pp 


959 
SER 
959 


812 


940 
340 


Omm 


NNN 
SBS 
Ono 


028 
028 


420 
320 


716 
902 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1958 CWES 13800 21 600 
1958 CWES 13800 21 600 
1958 CWES 13800 21 600 
64 800 
6 486 950 
1950 GE 2300 2 812 
2 812 
Ue {ee 2300 1 800 
1935" GE 2300 1 800 
3 600 
1966 CGE 2400 2 700 
1966 CGE 2400 2 700 
1978 CGE 2400 2 700 
8 100 
14 512 
1909  CWES 4000 1 462 
1909  CWES 4000 1 462 
1903  CWES 4000 1 462 
4 386 
1900 CGE 4000 3 960 
1900 CGE 4000 3 360 
7 920 
12 306 
USS PeeSGE 2300 420 
1913 CWES 2300 $20 
1 340 
1 340 
1902 WEST 2240 1 200 
1 IO5 CGE 2300 1 400 
13920 CGE 2300 1 500 
4 100 


HYDRO 
OPERATING HEADS 
HAUTEUR DE CHUTE 


MAXIMUM MINIMUM NORMAL 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE 


RENFREW HYDRO ELECTRIC COMM 
PLANT #1 12 10 1 


LATITUDE 45 30 

LONGITUDE 76 43 

BONNECHERE RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 8 


PLANT #2 12 12 12 


LATITUDE 45 30 

LONGITUDE 76 43 

BONNECHERE RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 8 


SPRUCE FALLS POWER & PAPER CO LTD 
KAPUSKASING HYDRO 10 8 3 


LATITUDE 49 30 

LONGITUDE 82 25 

KAPUSKASING RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 23 


SMOKY FALLS 36 32 35 


LATITUDE 50 03 

LONGITUDE 82 08 

MATTAGAMI RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 170 


ST LAWRENCE SEAWAY AUTHORITY 
WELLAND 57 49 56 


LATITUDE 43 09 

LONGITUDE Seale) 

WELLAND CANAL 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 5 


TRENT UNIVERSITY 
NASSAU 5 3 5 


LATITUDE 44 21 

LONGITUDE 78 18 

OTONABEE RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 34 


MANITOBA 


MANITOBA HYDRO 
GRAND RAPIDS 39 35 asi 


LATITUDE 53 10 
LONGITUDE Se} We 
SASKATCHEWAN RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 595 


- 57 - 


MAIN TURBINES 
TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 
MANUFACTURER RUNNER RPM 
ANNEE ET TURBINE T/MN 
FABRICANTS 
1910 SMS RF 400 
1911 SMS RF 400 
1953 CB RF 400 
19275 CB RF 300 
1936 CB RF 300 
1923 DEW RF 180 
1928 AC RF 164 
1928 AC RF 164 
1928 AC RF 164 
Toe AC RF 164 
1932 SMS RF 360 
1932 SMS RF 3606 
1932 SMS RF 360 
1902 WK RF 138 
1902 WK RF 138 
1926 VICK RF 120 
ONTARIO, TOTAL 
1965" JI RPK 112 
1965 JI RPK We 
1965 JI RPK 112 
1968 CAC RPK 112 


aie 
La) 


=—joe 
nor 


ro eth aah | aed 
WWWW 


WWW 


uUlMu 


CAPACITY 
CHUTE CAPACITE 


336 
336 


865 


730 
730 


522 
194 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1912 SGE 4160 270 
1912 SGE 4160 270 
"954 GEE 4160 480 
1 020 
1900 CGE 4160 580 
1300 CGE 4160 380 
360 
1 380 
1923 GE 2300 1 800 
1 800 
1928 GE 6600 13 200 
UIZS GE 6600 13 200 
1928 GE 6600 13 200 
1931 GE 6600 13 200 
52 800 
54 600 
1932 CGE 6600 4 000 
1932" CGE 6600 4 000 
1332 CGE 6600 4 000 
12 000 
12 000 
1902 CGE 6600 360 
1902 CGE 6600 360 
1826 CGE 6600 1 500 
2 220 
2 220 
tf Wr By 


1965 CGE 13800 109 250 
1965 CGE 13800 109 250 
1965 CGE 13800 109 250 
1968 CGE 13800 109 250 
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HYDRO HYDRO 
OPERATING HEADS MAIN TURBINES MAIN GENERATORS 
HAUTEUR DE CHUTE TURBINES PRINCIPALES GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND YEAR AND 
MAXIMUM MINIMUM NORMAL MANUFACTURER RUNNER RPM HEAD CAPACITY MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE ANNEE ET TURBINE T/MN CHUTE CAPACITE ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS FABRICANTS 
FOr Oe Mitetetvotevteteteeercts M KW KW 
GREAT FALLS 18 16 iit 1923 DEW RPF 139 18 23 126 1923" %CGE 11000 22 000 
1923 DEW RPF 139 18 23 126 1iSZ3° ) 3CGE 11000 22 000 
LATITUDE 50 27 13926 DEW RPF 139 18 Z3 “N26 1926 CGE 11000 22 000 
LONGITUDE 36 00 1927 SMS RPF 139 18 23 126 Welere — elepe 11000 22 000 
WINNIPEG RIVER 1928 DEW RPF 139 18 23 126 1928 CGE 11000 22 000 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 850 1928 DEW RPF 139 18 23 1928 CGE 11000 22 000 
132 000 
JENPEG 12 6 9 1977 ~LMW RPK 62 7 27 304 1977 ~=LMW 4200 31 000 
1978  LMW RPK 62 7 27 304 1978  LMW 4200 31 000 
LATITUDE 54 32 1978 LMW RPK 62 7 27 304 1378  LMW 4200 31 000 
LONGITUDE 38 02 1978  LMW RPK 62 7 27 304 1978  LMW 4200 31 000 
NELSON RIVER 1979 LMW RPK 62 u 27 304 1973 LMW 4200 31 000 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 1 841 1979 LMW RPK 62 7 27 304 19739 LMW 4200 31 000 
186 000 
KELSEY 17 15 16 1960 DEW RPF 103 15 31 332 13960 CGE 13800 33 750 
1960 DEW RPF 103 15 31 332 1960 CGE 13800 339750 
LATITUDE 56 02 1960 DEW RPF 103 15 31 332 1960 CGE 13800 33 750 
LONGITUDE 96 32 1960 DEW RPF 103 15 31 332 1960 CGE 13800 33 750 
NELSON RIVER 1961 DEW RPF 103 15 31 332 1961 CGE 13800 33 750 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 2 2039 1969 DEW RPF 103 15 31 332 13969) ¥CGE 13800 33 750 
1972 DEW RPF 103 15 31 332 1972 CGE 13800 33 750 
236 250 
KETTLE RAPIDS 31 28 29 1970 §=©DEW RPF 30 30 104 440 1970 MITS 13800 102 000 
WEI DEW RPF 90 30 104 440 1971 MITS 13800 102 000 
LATITUDE 56 23 13971 DEW RPF 30 30 104 440 1971 MITS 13800 102 000 
LONGITUDE 94 38 USi7al DEW RPF 30 30 104 440 USifal MITS 13800 102 000 
NELSON RIVER 13972 DEW RPF 30 30 104 440 1972 MITS 13800 102 000 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 3 058 1972 DEW RPF 30 30 104 440 1972 MITS 13800 102 000 
1973 DEW RPF 30 30 104 440 1973 MITS 13800 102 000 
1973 DEW RPF 30 30 104 440 srs} DCTS 13800 102 000 
1973 DEW RPF 90 30 104 440 1973. MITS 13800 102 000 
1974 DEW RPF 30 30 104 440 1974 MITS 13800 102 000 
1974 DEW RPF 30 30 104 440 1974 MITS 13800 102 000 
1974 DEW RPF 90 30 104 440 1974 MITS 13800 102 000 
1 224 000 
LAURIE RIVER NO 1 17 15 17 1952 AC RF 200 17 ZG eleys ice} 2300 2 475 
1952 AC RF 200 ai, Zorn 1952 CGE 2300 2 475 
LATITUDE 56 14 
LONGITUDE 101 00 4 950 
LAURIE RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - fel 
LAURIE RIVER NO 2 17 16 17 (358° JT RF 164 le? $7222 1958 CGE 2300 5 400 
LATITUDE S615 5 400 
LONGITUDE 101 07 
LAURIE RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 27 
LONG SPRUCE 28 25 26 1977 ~=DEW RPF 82 24 100 710 1977 CGE 13800 38 000 
1977 =DEW RPF 82 24 100 710 1977 CGE 13800 38 000 
LATITUDE 56 24 1978 DEW RPF 82 24 100 710 1978 CGE 13800 38 000 
LONGITUDE 94 22 1978 DEW RPF 82 24 100 710 1978 CGE 13800 98 000 
NELSON RIVER 1978 DEW RPF 82 24 100 710 1978 CGE 13800 38 000 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 3 058 1978 DEW RPF 82 24 100 710 1978 CGE 13800 38 000 
1979 DEW RPF 82 24 100 710 1979 CGE 13800 38 000 
1979 DEW RPF 82 24 100 710 1979 CGE 13800 38 000 
1979 DEW RPF 82 24 100 710 137.9 CGE 13800 38 000 
1979 DEW RPF 82 24 100 710 UUEy (eels 13800 98 000 


HYDRO 
OPERATING HEADS 
HAUTEUR DE CHUTE 
MAXIMUM MINIMUM NORMAL 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE 
AAC CEB MURS Misfevenstarer skevetoreter 
MC ARTHUR 7 6 7 
LATITUDE 50 24 
LONGITUDE 36 00 
WINNIPEG RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 850 
PINE FALLS dz. 10 W 
LATITUDE 50 34 
LONGITUDE 96 11 
WINNIPEG RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 850 
SEVEN SISTERS 19 ur 18 
LATITUDE 50 07 
LONGITUDE 96 02 
WINNIPEG RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 850 
WINNIPEG CITY OF 
POINTE DU BOIS 14 14 14 
LATITUDE 50 18 
LONGITUDE $5 33 
WINNIPEG RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 736 
SLAVE FALLS 5 3 3 
LATITUDE 50 13 
LONGITUDE 95 35 
WINNIPEG RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 736 


SASKATCHEWAN 
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MAIN TURBINES 
TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM 

ANNEE ET TURBINE T/MN 
FABRICANTS 

1954 DEW RPF 86 
1954 DEW RPF 86 
1954 DEW RPF 86 
1954 DEW RPF 86 
1955 DEW RPF 86 
1955 DEW RPF 86 
1955 DEW RPF 86 
1955 DEW RPF 86 
1951 DEW RPF 95 
1951 DEW RPF 95 
1952 DEW RPF 95 
1952 DEW RPF BIS 
1952 DEW RPF 95 
1952 DEW RPF 35 
1931 AC RPF 138 
1931 DEW RPF 138 
1931 SMS RPF 138 
139439 DEW RPF izg 
1950 DEW RPF 129 
1952 DEW RPF 129 
1911 BOVG RF 164 
1911 BOVG RF 164 
1911 BOVG RF 164 
VER BOVG RF 164 
1911 BOVG RF 164 
1914  WYSS RF 138 
1914  WYSS RF 138 
1914  WYSS RF 138 
1922  BOVG RF 150 
1922 BOVG RF 150 
1922  BOVG RF 150 
1923 CVIC RF 150 
1923 CVIC RF 150 
1923 CVIC RF 150 
1925  BOVG RF 150 
1925 BOVG RF 150 
1931 DEW RPF 95 
1931 DEW RPF 95 
1936 DEW RPF Jo 
1936 DEW RPF 35 
1946 DEW RPF 35 
1946 DEW RPF 95 
1948 DEW RPF 95 
1948 DEW RPF 95 


MANITOBA, TOTAL 


HEAD 


NNNNNNNIN 


—s —t ot ot a 
—— 


Ae 
waocj;wreownw 


a mee ek ek et we es ee ee ee ws oe 
SahPhhhAHhHpPPHhAHLAHAHAL 


wiuowicawmowc$§ 


CAPACITY 
CHUTE CAPACITE 


za 
= 


NNNNINNININ 


OOM NOU On ow www we 
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HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1954 CGE 6900 7 650 
1954 CGE 6900 7 650 
1954 CGE 6900 7 650 
1954 CGE 6900 7 650 
1955 CGE 6900 7 650 
1955) GGE 6300 7 650 
1.9.95) .5CGE 6300 7 650 
1955 CGE 6900 7 650 
61 200 
13951 CGE 13800 13 950 
1951 CGE 13800 13 950 
1952 CGE 13800 13 950 
NSSZ = (CGE 13800 13 950 
1952 CGE 13800 13 950 
1952 CGE 13800 13 950 
83 700 
1931 CGE 11000 25 000 
1931 CGE 11000 25 000 
1931 CGE 11000 25 000 
1949 CGE 11000 25 000 
i350 Se CGE 11000 25 000 
13525 ee CGE 11000 25 000 
150 000 
3 500 500 
URN VICK 6600 3 000 
USN] VICK 6600 3 000 
1911 VICK 6600 3 000 
LSPs ee VILCK 6600 3 000 
1311 VICK 6600 3 000 
1914  CWES 6600 4 000 
1914 CWES 6600 4 000 
1914 CWES 6600 4 000 
t3Z2)) CGE 6600 5 200 
1922 CGE 6600 5 200 
1922, ) CGE 6600 5 200 
1323, . .SGE 6600 5 200 
1923 SGE 6600 5 200 
1923 SGE 6600 5 200 
1925 SGE 6600 5 200 
1925 SGE 6600 5 200 
68 600 
1931 SGE 6600 3 000 
1931 SGE 6600 3 000 
1936 SGE 6600 § 000 
1936 SGE 6600 3 000 
1946 CGE 6900 3 000 
1946 CGE 6900 3 000 
1948 CGE 6900 3 000 
1948 CGE 6900 3 000 
72 000 
140 600 
3 641 100 


HYDRO 
OPERATING HEADS 
HAUTEUR DE CHUTE 


MAXIMUM MINIMUM NORMAL 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE 


ELDOR MINES 
ELDORADO RESOURCES 20 20 


LATITUDE 59 37 

LONGITUDE 108 58 

CHARLOT RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


ELDORADO NUCLEAR LTD 
CHARLOT RIVER 24 28 


LATITUDE 59 37 

LONGITUDE 103 08 

CHARLOT RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


WELLINGTON LAKE 26 24 


LATITUDE 59 38 

LONGITUDE 109 04 

TAZIN RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


SASKATCHEWAN POWER CORP 
COTEAU CREEK 54 44 


LATITUDE Bil mee 
LONGITUDE 106 52 
SASKATCHEWAN RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


ISLAND FALLS 18 17 


LATITUDE 55 30 

LONGITUDE 102 23 

CHURCHILL RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


SQUAW RAPIDS 34 29 


LATITUDE 53 42 
LONGITUDE 103 20 
SASKATCHEWAN RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


ALBERTA 


20 


26 


25 


53 


32 


42 


24 


244 


701 


476 


- 60 - 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 
MANUFACTURER 

ANNEE ET 
FABRICANTS 

1361 AC RPK 
1378 DEW RF 
1978 DEW RF 
1939 AC RF 
1859, AC RF 
1968 EE RF 
1968 EE RF 
tgose)) EE RF 
1928 IPM RPF 
1928 IPM RPF 
1930 DEW RPF 
1930 DEW RPF 
1930 DEW RPF 
1937 DEW RPF 
1939 DEW RPF 
1948 DEW RPF 
ISS See DEW RPF 
1363 JOHN RF 
1963 JOHN RF 
1363 JOHN RF 
1963 JOHN RF 
1964 JOHN RF 
1964 JOHN RF 
1966 AC RF 
1967 AC RF 


SASKATCHEWAN, TOTAL 


RUNNER 
TURBINE 


RPM 
T/MN 


(ane 


300 


300 


300 
300 


NNNNNPANP 
lelojelelolelele) 


HEAD 


13 


28 
28 


Nr 
— 


Sara ee eer ar irra 
NAN NNN ww 


KW 


7 460 


NP 


62 
62 
62 


CAPACITY 
CHUTE CAPACITE 


341 


238 
238 


664 
664 


—-H-NMNMNMNM| 


WWWWWWWW 
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HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
; KW 
1961 WEST 63900 7 500 
7 500 
7 500 
1978 CGE 6300 5 130 
1978 CGE 63900 See 
10 260 
1939 CGE 2300 2 400 
1959 CGE 2300 2 400 
4 800 
15 060 


1968 WEST 14000 55 980 
1968 WEST 14000 55 980 
1968 WEST 14000 55 980 


167 940 
Wea TELE 600 800 
1928 GE 600 800 
1930 GE 6600 10 800 
1930 GE 6600 10 800 
1930 GE 6600 10 800 
1937 GE 6600 18 000 
1939 GE 6600 18 000 
1948 GE 6600 18 000 
1959 GE 6600 17 100 

105 100 
TICS eee 14400 33 750 
(IBS Ree EE 14400 33 750 
1963 EE 14400 33 750 
Ubi 1515 14400 33 750 
1964 EE 14400 33 750 
1964 EE 14400 33 750 


1967 WEST 14400 38 700 


HYDRO 


OPERATING HEADS 


HAUTEUR DE CHUTE 


MAXIMUM MINIMUM NORMAL 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE 


ee ee? 


ALBERTA POWER LTD 
JASPER hoz 
LATITUDE 52 48 


LONGITUDE 118 03 
ASTORIA RIVER 


152 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


TRANSALTA UTILITIES CORP 
BARRIER 47 
LATITUDE S02 


LONGITUDE 115 02 
KANANASKIS RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 
BEARSPAW LS 
LATITUDE 51 oe 

LONGITUDE 114 18 

BOW RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 
BIGHORN 91 
LATITUDE 52 18 


LONGITUDE 116 19 
NORTH SASKATCHEWAN R 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 
BRAZEAU 74H 
LATITUDE 52 54 


LONGITUDE 115 15 
BRAZEAU RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 
CASCADE 105 
LATITUDE Sls 


LONGITUDE 115 30 
CASCADE CANAL 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 
GHOST 34 
LATITUDE Sips 

LONGITUDE 114 42 

BOW RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 
HORSESHOE 22 
LATITUDE si) (Vy 

LONGITUDE 115 01 

BOW RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 
INTERLAKES 39 
LATITUDE 50 38 


LONGITUDE 115 i 
UPPER KANANASKIS 
AVERAGE ANNUAL FLOW DEBIT ANNUEL 


37 


MOYEN 


MOYEN 


Ve 


MOYEN 


HE) 


MOYEN 


39 


MOYEN 


23 


MOYEN 


21 


MOYEN 


MOYEN 


46 


75 


120 


104 


32 


LE 


72 


82 


73 


52 


83 


72 


- 61 - 


MAIN TURBINES 
TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM 

ANNEE ET TURBINE  T/MN 
FABRICANTS 

1949 =PWW IP 450 
WSS oer RF 1200 
1947 DEW RF 225 
1954 KMW RPK 1293 
TSZee OE RF 180 
1972 DEW RF 180 
1965 DEW RF 164 
1367 DEW RF 150 
1942 DEW RF 300 
1957 DEW RF 300 
1929 DEW RF 150 
1929 DEW RF 150 
135455 EE RF 150 
USht KMW RF 300 
1311 DEW RF 225 
TSA KMW RF 300 
1911 DEW RF 225 
1955 CAC RF 257 


HEAD 
CHUTE 


4) 


75 
75 


— 
— — 
coc 


98 
98 


30 


CAPACITY 
CAPACITE 


KW 


55 
55 


ow UT Ww 


603 
240 


071 


479 


350 


350 


660 
500 


147 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCI PAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1943 CGE 6600 450 
1956 CGE 2400 350 
1 400 
1 400 
1947 CWES 13200 3 560 
3 560 


1954  CWES 13800 15 300 


15 300 

VSi2ee EE 13800 53 000 
1972 EE 13800 53 000 
118 000 


1965 CWES 13800 144 000 
1967 CWES 13800 161 500 


1942 CWES 13200 17 
1957 CWES 13200 17 000 


1929 CWES 13200 125150 
1923  CWES 13200 12 750 
1954 CWES 13200 21 150 

46 650 
1911 CGE 120006 33175 
WED: CGE 12000 5 625 
1911 CGE 12000 3 375 
TSH CGE 12000 S45) 

18 000 
1955 CWES 4160 5 040 

5 040 


HYDRO 


KANANASKIS 


LATITUDE 
LONGITUDE 
Bow R 


IVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


OUTLET WORKS 
LATITUDE 


LONGITUDE 
BRAZEAU RIVE 


POCATERRA 


LATITUDE 
LONGITUDE 


51 06 
1 


115 04 


SZe06 
115 36 


R 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


50 45 
Ey 


KANANASKIS RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


RUNDLE 


LATITUDE 
LONGITUDE 
SPRAY RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


SPRAY 


LATITUDE 
LONGITUDE 
SPRAY RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


S05 
Sy 222 


51 04 
115 24 


THREE SISTERS 


LATITUDE 
LONGITUDE 
SPRAY RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


51 00 
WIS 23 


OPERATING HEADS 
HAUTEUR DE CHUTE 


MAXIMUM MINIMUM NORMAL 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE 


BRITISH COLUMBIA - COLOMBIE-BRITANNIQUE 


ALCAN SMELTERS & CHEMICALS LTD 


KEMANO 


LATITUDE 
LONGITUDE 


53 34 
127 56 


NECHAKO RESERVOIR 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


BRITISH COLUMBIA HYDRO & POWER AUTH 


ABERFELDIE 


LATITUDE 
LONGITUDE 
BULL RIVER 


43 38 
WS 37 


SHA COUSOSHE Mibu. c Son abot.om 

23 21 22 
MOYEN - 72 

6 6 6 
MOYEN - 52 

67 50 64 
MOYEN - 7 

38 36 Sty 
MOYEN - ia 

276 274 275 
MOYEN - 11 

18 7 14 
MOYEN - 11 

789 785 788 
127 

85 82 84 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 31 


- 62 - 


MAIN TURBINES 
TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 
MANUFACTURER RUNNER 
ANNEE ET TURBINE 
FABRICANTS 
1913. CAC RF 
1913. CAC RF 
1951 DEW RPF 
1965 DEW RPK 
1967 DEW RPK 
1955 CAC RF 
SIEM DEW RF 
1960 DEW RF 
1951 DEW RF 
1960 DEW RF 
1951 DEW RPF 
ALBERTA, TOTAL 
1954 CAC IP 
1954 PWW IP 
1954 DEW le 
1956 PWwW ire 
1956 DEW IP 
1957 PWW TP. 
1958 DEW IP 
1967 DEW IP 
1922 SMS RF 
1322 SMS RF 


RPM 
T/MN 


240 


300 
300 


450 
450 


277 


600 
600 


HEAD 
CHUTE 


MAP 
= ea 


mo 


56 


Si 


267 
267 


84 
84 


CAPACITY 
CAPACITE 


KW 


ont 


wo 


17 


46 
46 


Norn 


586 
586 


726 


158 
840 


Loe 
232 


686 


(re 
723 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1914. SCE 12000 3 400 
1913 SGE 12000 3 400 
1951 CWES 12000 3 560 
16 360 
1965  CWES 14500 3 720 
1967 CWES 14500 3 720 
13 440 
1955  CWES 13800 13 500 
13 500 
1951 CWES 13200 17 000 
1960 CWES 13200 239 750 
46 750 
1951 CWES 13200 40 400 
1960 CWES 13200 40 400 
80 800 
1951 CWES 6900 3 400 
3 400 
732 300 
733 700 
1954 CGE 13800 97 600 
1954  CWES 13800 37 600 
1954 EE 13800 937 600 
1956 CWES 13800 105 600 
1956 CGE 13800 37 600 
1957 EE 13800 105 600 
1958 CGE 13800 105 600 
1967 CWES 13800 105 600 
812 800 
812 800 
1922  CWES 2200 2 500 
1922  CWES 2200 2 500 
5 000 


HYDRO 


OPERATING HEADS 
HAUTEUR DE CHUTE 


MAXIMUM MINIMUM NORMAL 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE 


ey 


ALOUETTE 52 


LATITUDE 49 23 

LONGITUDE 122 18 

ALOUETTE LAKE 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


ASH RIVER 253 
LATITUDE 43 24 
LONGITUDE 125 05 

ASH RIV 


ER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


BRIDGE RIVER #1 411 


LATITUDE 50 43 

LONGITUDE 122 14 

BRIDGE RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


BRIDGE RIVER #2 413 
LATITUDE 50 43 


LONGITUDE 122 14 
BRIDGE RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 
CHEAKAMUS 341 
LATITUDE 49 55 


LONGITUDE 123 18 
CHEAKAMUS RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


CLAYTON FALLS 76 


LATITUDE ogee 

LONGITUDE 126 48 

CLAYTON CREEK 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


CLOWHOM 55 


LATITUDE 49 43 

LONGITUDE 123 32 

CLOWHOM RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


ELKO PLANT 63 
LATITUDE 43 18 

LONGITUDE 115 04 

ELK RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 
FALLS RIVER 64 
LATITUDE 54 00 


LONGITUDE 129 44 
FALLS RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


MOYEN 


233 


MOYEN 


366 


MOYEN 


367 


MOYEN 


326 


MOYEN 


73 


MOYEN 


33 


MOYEN 


60 


MOYEN 


57 


MOYEN 


248 


405 


338 


74 


50 


61 


63 


87 


87 


46 


34 


58 


- 63 - 
MAIN TURBINES 
TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 
MANUFACTURER RUNNER RPM 
ANNEE ET TURBINE  T/MN 


FABRICANTS 

TIZB REE RF 200 
1959 ANS RF 514 
1948 VIW IP. 300 
i949. VIW IP 300 
1949 VIW IP 300 
1954 VIW IP 300 
1959 VEW IP 300 
1959 VEW IP 300 
1960 NEYC IP 300 
1960 NEYC IP 300 
1957. + =VIW RF 400 
1957 + VIW RF 400 
1961 GGG RF 300 
1958 VIW RF 120 
1924 DEW RF 360 
1924 DEW RF 360 
1930 DEW RF 450 
1360 DEW RF 600 


HEAD 
CHUTE 


224 


231 
291 


73 


44 


58 
58 


76 
76 


CAPACITY 
CAPACITE 


KW 


k) 


26 


29 


p> 


325 


110 


870 
870 


783 


840 


595 
595 


476 
476 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCI PAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
WIZ6e Ge 6825 8 000 
8 000 


1959 CWES 13800 25 200 
25 200 


1961 CGE 2400 702 
702 


1958 CWES 13800 30 000 


30 000 

1924 GE 6600 4 800 
1924 GE 6600 4 800 
3 600 

1930 EF 6600 4 800 
1860 CWES 6600 4 800 
3 600 


= 1 076 


123 


334 


80 


61 


37 


122 


ules 


153 


HYDRO 
OPERATING HEADS 
HAUTEUR DE CHUTE 
MAXIMUM MINIMUM NORMAL 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE 
sVataeetoteminen Moree 

GORDON M SHRUM 168 136 

LATITUDE SE 

LONGITUDE 122 07 

PEACE RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN 

JOHN HART 125 122 

LATITUDE 50 03 

LONGITUDE 125 20 

CAMPBELL RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN 

JORDAN RIVER 340 323 

LATITUDE 48 25 

LONGITUDE 124 03 

JORDAN RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN 

KOOTENAY CANAL 82 78 

LATITUDE 43 27 

LONGITUDE 117 30 

KOOTENAY RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN 

LA JOIE 77 28 

LATITUDE 50 48 

LONGITUDE 12252 

DOUNTON LAKE 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN 

LADORE FALLS 40 24 

LATITUDE 50 02 

LONGITUDE nZ50Z3 

CAMPBELL RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN 

LAKE BUNTZEN #1 123 120 

LATITUDE 43 23 

LONGITUDE 1225 52 

LAKE BUNTZEN 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN 

LAKE BUNTZEN #2 118 115 

LATITUDE AI 22 

LONGITUDE 122 53 

LAKE BUNTZEN 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN 

MICA 184 137 

LATITUDE 52 05 

LONGITUDE 118 34 

COLUMBIA RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN 
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MAIN TURBINES 
TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM 

ANNEE ET TURBINE  T/MN 
FABRICANTS 

1368 MITI RF 150 
1968 MITI RF 150 
1968 MITI RF 150 
1969 MITI RF 150 
1963 MITI RF 150 
1971 TOBA RF 150 
1972 TOBA RF 150 
1972 TOBA RF 150 
1974 FUJI RF 150 
1980 FUJI RF 150 
13948 DEW RF 327 
1949 DEW RF 327 
1949 DEW RF 327 
1949 DEW RF 327, 
1953 DEW RF 327 
1953 DEW RF 327 
1971 RF 257 
1975 = MITI RF 129 
1975 MITI RF 129 
1976 MITI RF 1293 
1976 MITI RF 123 
1957 CAC RF 200 
1956 DEW RF 138 
1957 DEW RF 138 
1951 VIW RF 240 
1813 PD TR 200 
1914 PD TP 200 
URE 19) IP 200 
1976 HITA RF 129 
1976 HITA RF 129 
13976 LMW RF 129 
1977 = LMW RF 129 


HEAD 


= 


Se ey 
070107 01 010101 01 oT 
MNMNMMNNMMNANA?P 


265 


54 


37 
37 


CAPACITY 
CHUTE CAPACITE 


KW 


162 


22 


26 
26 


52 


628 


380 


220 


071 
071 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1968 CGE 13800 227 000 
1968 CGE 13800 227 000 
1968 CGE 13800 227 000 
1969. CGE 13800 227 000 
1969 CGE 13800 227 000 
1971 TOBA 13800 227 000 
1972 TOBA 13800 227 000 
1972 TOBA 13800 227 000 
1974 FUJI 13800 300 000 
1980 FUJI 13800 300 000 
2 416 000 
1948 CWES 13800 20 000 
1949 CWES 13800 20 000 
1949  CWES 13800 20 000 
1949. CWES 13800 20 000 
1953. CWES 13800 20 000 
1953. CWES 13800 20 000 
120 000 
Sia Moe 13800 150 000 
150 000 
igi oeeGGE 13800 132 300 
US Soee CGE 13800 132 300 
13:76" GE 13800 132 300 
1976 CGE 13800 132 300 
529 200 
Ui (ele 13800 22 000 
22 000 
1956 GE 13800 27 000 
13957 GE 13800 27 000 
54 000 
USER CWES 13800 50 000 
50 000 
1913 DK 2200 8 900 
1914 DK 2200 8 300 
1914 DK 2200 8 900 
26 700 
1976 CGE 16000 434 000 
1976 CGE 16000 434 000 
1976 CGE 16000 434 000 
1977 CGE 16000 434 000 
1 736 000 


HYDRO 
OPERATING HEADS 
HAUTEUR DE CHUTE 
MAXIMUM MINIMUM NORMAL 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE 
choi RIO OOS Mcgee revere acetate or 
PEACE CANYON 43 33 42 
LATITUDE 559596 
LONGITUDE 122 00 
PEACE RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 1 076 
PUNTLEDGE 110 110 110 
LATITUDE 43 41 
LONGITUDE 125 02 
PUNTLEDGE RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 31 
REVELSTOKE 130 116 128 
LATITUDE 50 39 
LONGITUDE We hy 
COLUMBIA RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 782 
RUSKIN 41 32 40 
LATITUDE 439 12 
LONGITUDE 122)..25 
HAYWARD LAKE 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 125 
SETON 51 51 51 
LATITUDE 50 41 
LONGITUDE UZIG56 
SETON CREEK 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 104 
SEVEN MILE 59 50 58 
LATITUDE 49 01 
LONGITUDE 117 32 
Ee. SVE 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 733 
SHUSWAP FALLS 24 24 24 
LATITUDE 50 15 
LONGITUDE 118 39 
SHUSWAP RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 45 
SPILLIMACHEEN 63 63 63 
LATITUDE 50 54 
LONGITUDE 116 25 
SPILLIMACHEEN RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 3 
STAVE FALLS 40 30 37 
LATITUDE 43 14 
LONGITUDE 122 21 
STAVE LAKE . 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 125 
STRATHCONA 47 25 44 
LATITUDE 50 00 


LONGITUDE 125 34 
CAMPBELL RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 74 
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MAIN TURBINES 
TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM 
ANNEE ET TURBINE T/MN 
FABRICANTS 

1980 LMW RF 67 
1980 LMW RF 67 
1980 LMW RF 67 
1980 LMW RF 67 
1955 CAC RF 277 


1938 DEW RF 120 
1950 DEW RF 1 

1956 CAC RF 120 
1979 MITI RF 35 
1980 MITI RF 35 
1980 =MITI RF 95 
1929 AC RF 200 
1942 CAC RF 257 
1955 VIW RF 600 
USI NAN RF 500 
Wels [2/5 RF 600 
1912  WYSS RF 225 
1912 WYSS RF 225 
1916 WYSS RF 225 
1922 . WYSS RF 225 
1925 CAC RF 225 
1958 CAC RF 138 
1968 TOBA RF 139 


HEAD 
CHUTE 


104 


45 


22 
25 


43 
43 


CAPACITY 
CAPACITE 


KW 


179 
179 
179 
179 


26 


43 


NP 


Ww 
San 


040 
040 
040 
040 


110 


641 


835 
984 


895 
895 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 

KW 


1980 MITI 13800 175 000 
1980 MITI 13800 175 000 
1980 MITI 13800 175 000 
1980 8 MITI 13800 175 000 


1955 CWES 13800 27 000 


1956 CWES 13800 42 000 


1979 HITA 13800 202 500 
1980 HITA 13800 202 500 
1980 HITA 13800 202 500 


607 500 

1929 WEST 2300 2 400 
1942 CGE 2300 2 800 
5 200 

1955 CWES 4160 300 
1955 CWES 4160 300 
eS ale 4160 2 200 
4 000 

1912 CGE 4400 10 500 
1912 CGE 4400 10 500 
1916 CGE 4400 10 500 
1922 CGE 4400 10 500 
1325 “CGE 4400 10 500 
52 500 


1958 CWES 13800 33 750 
1968 CWES 13800 33 750 
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HYDRO HYDRO 
OPERATING HEADS MAIN TURBINES MAIN GENERATORS 
HAUTEUR DE CHUTE TURBINES PRINCIPALES GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND YEAR AND 
MAXIMUM MINIMUM NORMAL MANUFACTURER RUNNER RPM HEAD CAPACITY MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE ANNEE ET TURBINE T/MN CHUTE CAPACITE ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS FABRICANTS 
bacedeGcecer Wewweorecebor M KW KW 
WAHLEACH 620 601 614 1952 VIW IP 360 573 61 172 1952 CGE 13800 60 000 
LATITUDE 49 14 60 000 


LONGITUDE 121 44 
WAHLEACH LAKE 


AVERAGE ANNUAL FLOW~DEBIT ANNUEL MOYEN - 6 
WALTER HARDMAN 262 254 259 1960 GGG IP 600 235 4 327 1960 CGE 4330 4 000 
1965 GGG rr 600 235 4 327 1965 CGE 4330 4 000 
LATITUDE 50 49 
LONGITUDE 118 03 8 000 
CRANBERRY CREEK 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 2 
WHAT SHAN 206 200 204 1972 FUJI RF 327 168 55 204 1972 HITA 13800 50 000 
LATITUDE 50 00 50 000 
LONGITUDE 118 05 
WHATSHAN LAKE 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 3 
3 332 302 
CENTRAL COAST POWER CORP 
OCEAN FALLS 46 34 41 1917 PWW RF 225 44 1 567 vehi “Ielele 2300 1 300 
13917 PWw RF ZL5 44 1 567 US (ee CGE 2300 1 3900 
LATITUDE 52 eZ 1923 PWW RF 400 48 4 700 1318" CGE 2300 4 200 
LONGITUDE 127 41 1932  PWW RF 360 48 4 700 1923 CGE 2300 4 200 
LINK LAKE 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - Ze 12 200 
12 200 
COMINCO LTD 
BRILLIANT 28 23 Ze} 1944 DEW RF 1 27 27 602 1944 CWES 13200 27 200 
1944 DEW RF 100 27 27 602 1944  CWES 13200 27 200 
LATITUDE 49 20 1949 DEW RF 100 vas 27 602 1949  CWES 13200 27 200 
LONGITUDE Ee it 1968 DEW RF 100 fall 27 602 1968 CWES 13200 27 200 
KOOTENAY RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 340 108 800 
WANETA 64 52 63 1954 DEW RF 120 64 83 520 1954  CWES 13800 72 000 
1954 DEW RF 120 64 839 520 1954  CWES 13800 72 000 
LATITUDE 439 00 1963 DEW RF 120 64 96 980 1963  CWES 13800 72 000 
LONGITUDE Uva Sif, 1966 CAC RF 120 64 36 380 1966 CGE 13800 76 500 
PEND D OREILLE RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 538 292 500 
401 300 
COPPER BEACH ESTATES LTD 
BEACH 559 555 559 1316 PWW IP 720 559 fe ASN 1916 CWES 6600 2 000 
1917 PWW TP 720 232 AABSY 1917 > “CWES 6600 2 000 
LATITUDE 49 38 
LONGITUDE 123 13 4 000 
BRITANNIA CREEK 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 20 
4 000 
MACMILLAN BLOEDEL LTD 
POWELL RIVER 54 48 53 1911 PIW RF 375 45 2 686 1911 CGE 2300 3 000 
That AC RF 375 48 2 499 1911 CGE 2300 2 240 
LATITUDE 49 54 St AC RF 375 48 2 439 1911 CGE 2300 2 240 
LONGITUDE 124 33 1926 DEW RF 250 48 10 071 1926 CGE 6900 11 520 
POWELL LAKE 1876) 5 “AC RF 200 44 78) KENNS) 1976 CGE 63900 25 500 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 38 


HYDRO 
OPERATING HEADS 
HAUTEUR DE CHUTE 
MAXIMUM MINIMUM NORMAL 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE 
WE Meter a creas Miveryers: 

STILLWATER 128 104 

LATITUDE 49 46 

LONGITUDE 124 16 

LOIS LAKE 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


NELSON CITY OF 
CITY OF NELSON 23 20 


LATITUDE 49 30 

LONGITUDE 117 30 

KOOTENAY RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN 


WEST KOOTENAY POWER & LIGHT CO LTD 
CORRA LINN 18 13 


LATITUDE 49 28 

LONGITUDE 117 28 

KOOTENAY RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN 


LOWER BONNINGTON 20 16 


LATITUDE 49 28 

LONGITUDE 117 30 

KOOTENAY RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN 


SOUTH SLOCAN 23 21 


LATITUDE 49 28 

LONGITUDE 117 31 

KOOTENAY RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN 


UPPER BONNINGTON 21 18 
LATITUDE 49 28 
LONGITUDE 117 30 


KOOTENAY RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN 


WESTERN PULP LTD PARTNERSHIP 
PORT ALICE 145 Wear 
LATITUDE 50 23 


LONGITUDE 127 25 
VICTORIA LAKE 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


WOODF IBRE 310 268 


LATITUDE 43 40 
LONGITUDE 123 20 
HENRIETTA LAKE 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 


27 


22 


40 


297 


20 


255 


21 


Zit 


21 


237 


142 


23 
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MAIN TURBINES 
TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER RPM 
ANNEE ET TURBINE T/MN 
FABRICANTS 

1930 DEW RF 400 
1948 DEW RF 333 
1929 CAC RF 240 
1948 CAC RF 164 
1932 DEW RF 86 
1932 DEW RF 86 
1932 DEW RF 86 
1925 CAC RF 

1926 CAC RF 100 
1971 =MITI RF 

1928 CAC RF 

1928 CAC RF 100 
1929 CAC RF 

1907 IPM RF 

1907 IPM RF 180 
1914 CAC RF 180 
1916 CAC RF 180 
1940 CAC RF 100 
1940 CAC RF 

1953" VIC RF 300 
1947 PWW IP 514 


=. = 


HEAD 
CHUTE 


— = 
os 


22 
Ze 


21 


130 


280 


—_ 
oc 


ed hint 
Se 


— —s =< to 
usp 


coocw 


wounomunu 


eee 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1930 CGE 6900 16 000 
1948 CGE 6600 14 400 
30 400 
74 300 
igz3)  /EGE 12000 2 400 
1948 CGE 12000 6 000 
8 400 
8 400 
1932 CGE 7200 13 500 
1932, CGE 7200 13 500 
1332 CGE 7200 13 500 
40 500 
1925 CGE 7200 15 750 
13925 CGE 7200 15 750 
1926 CGE 7200 15 750 
47 250 
1928 CGE 7200 15 750 
1928 CGE 7200 ome 50 
1923 CGE 7200 15 750 
47 250 
1907 CGE 2300 5 063 
1907 CGE 2300 5 062 
1914 CGE 2300 6 750 
1816 CGE 2300 6 750 
1940 CWES 7200 15 750 
1940 CWES 7200 13750 
55.5125 
190 125 


fI535 SEELT 6900 2 000 
2 000 


1947  CWES 4160 587 


Nn © 
ut 
i) 
N 


HYDRO 


OPERATING HEADS 
HAUTEUR DE CHUTE 


MAXIMUM MINIMUM NORMAL 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE 


re ? 


WESTMIN RESOURCES LTD 
TENNANT LAKE 625 
LATITUDE 49 34 


LONGITUDE 125.37 
TENNANT LAKE 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 
THELWOOD HYDRO 565 
LATITUDE 49 32 


LONGITUDE 12 53 
TENNANT LAKE 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


NORTHERN CANADA POWER COMM 
AISHIHIK 180 
LATITUDE 63 31 


LONGITUDE 135 50 
AISHIHIK RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 
MAYO RIVER 37 
LATITUDE 63 31 

LONGITUDE 135 50 

MAYO RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 
WHITE HORSE RAPIDS 193 
LATITUDE 60 42 


LONGITUDE 135 03 
YUKON RIVER 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


YUKON HYDRO CO LTD 
MC INTYRE CREEK 31 
LATITUDE 60 44 


LONGITUDE 135 06 
MC_INTYRE CREEK 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 
PORTER CREEK 130 
LATITUDE 60 44 


LONGITUDE 135 07 
PORTER CREEK 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL 


608 


MOYEN - 


548 


MOYEN - 


180 


MOYEN - 


35 


MOYEN - 


17 


MOYEN - 


31 


MOYEN - 


130 


MOYEN - 


622 


560 


180 


36 


91 


130 


13 


89 
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MAIN TURBINES 
TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 

MANUFACTURER RUNNER 
ANNEE ET TURBINE 
FABRICANTS 

1966 GGG IP 


1985 GGG IP 


RPM 
T/MN 


300 


600 


BRITISH COLUMBIA - 


1975 DEW RF 
id /Zon DEW, RF 
1952 DEW RF 
1958 GGG RF 
1958  KMW RPK 
1958 KMW RPK 
1969 AC RPF 
1984 DEW RPF 


1955 GGG RF 


1949 PWW 
1952 GGG 


ele 
vv 


YUKON, TOTAL 


720 
720 


450 
450 


1200 


250 
720 


HEAD 
CHUTE 


M 


625 


438 


TOTAL - 


34 
34 


— 
co cj§wi 


61 


122 


HYDRO 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
CAPACITY MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
CAPACITE ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW KW 
3 357 1966 GE 4160 3 060 
3 060 
10 000 1985 TOBA 6900 8 200 
8 200 
11 260 
COLOMBIE-BRITANNIQUE 10 851 874 
Wish ZARIs 1975 CGE 13800 16 000 
15 233 1975 CGE 13800 16 000 
32 000 
29238 195255 CGE 6900 2 550 
2 611 1958 CGE 6300 Ze550 
5 100 
5995 1958 CWES 6900 elke 
5 595 1958 CWES 6900 5abI9 
8 206 1963 CGE 6900 8 000 
20 630 1984 CGE 6900 23 600 
42 390 
80 0390 
800 1955 WEST 2300 650 
650 
400 1949 GE 2300 300 
940 1952 WEST 2300 700 
1 000 
1 650 
81 740 


HYDRO 
OPERATING HEADS 
HAUTEUR DE CHUTE 


MAXIMUM MINIMUM NORMAL 
MAXIMUM MINIMUM NORMALE 


COMINCO LTD 
YELLOWKNIFE 34 31 33 


LATITUDE 62 40 

LONGITUDE 114 15 

YELLOWKNIFE RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN - 13 


NORTHERN CANADA POWER COMM 
SNARE FALLS 20 17 13 


LATITUDE 63 41 
LONGITUDE 115 56 
SNARE RIVE 


R 
AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN 28 


SNARE FORKS 16 14 15 


LATITUDE 63 41 

LONGITUDE i556 

SNARE RIVER 

AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN 


SNARE RAPIDS 20 18 19 


LATITUDE 63 24 
LONGITUDE 116 15 
SNARE RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN 29 


TWIN GORGES 31 ZS 30 


LATITUDE 60 25 
LONGITUDE 111 23 
TALTSON RIVER 


AVERAGE ANNUAL FLOW-DEBIT ANNUEL MOYEN 170 
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HYDRO 
MAIN TURBINES MAIN GENERATORS 
TURBINES PRINCIPALES GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND YEAR AND 
MANUFACTURER RUNNER RPM HEAD CAPACITY MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET TURBINE T/MN CHUTE CAPACITE = ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS FABRICANTS 
M KW KW 
1941 AC RF 360 34 3 506 1941 WEST 2300 3 360 
3 360 
3 360 
1960 AC RPK 225 19 6 863 1960 CGE 6300 7 000 
7 000 
1976 AC RF 130 15 4 800 1976 CGE 6900 4 800 
1976 AC RF 130 15 4 800 1976 CGE 6300 4 800 
3 600 
1948 SMS RF 128 17 6 229 1948 CGE 6900 7 000 
7 000 
1965 DEW RF 150 30 18 650 1965  CWES 6900 18 000 
1976 OSSB RF 211 27 1015 1976 BBC 4160 1 000 
1976 OSSB RF 211 27 1 015 1976 BBC 4160 1 000 
1976 OSSB RF 211 27 1 015 1976 BBC 4160 1 000 
1976 OSSB RF 211 27 1015 1976 BBC 4160 1 000 
22 000 
45 600 
NORTHWEST TERRITORIES - TOTAL - TERRITOIRES DU NORD-OQUEST 48 960 
CANADA, TOTAL 55 879 819 
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STEAM 


THERMIQUES A VAPEUR 


STEAM 
BOILERS 
CHAUDIERES 


YEAR AND 
MANUFACTURER KPA 


ANNEE ET 
FABRICANTS KPA 


NEWFOUNDLAND - TERRE-NEUVE 


ABITIBI-PRICE INC 


GRAND FALLS 1931 FW 2930 

1931 FW 2930 
LATITUDE 48 56 1331 FW 2330 
LONGITUDE 55 40 LS Sie 2930 


PRINCIPAL FUEL - HEAVY FUEL OIL 


CORNER BROOK PULP & PAPER LTD 
CORNER BROOK 1956 FW 4137 


LATITUDE 48 57 
LONGITUDE Sao 


PRINCIPAL FUEL - HEAVY FUEL OIL 


NEWFOUNDLAND & LABRADOR HYDRO 


HOLY ROOD SOME 15203 
1971 CE 15203 
LATITUDE 47 27 1979 BW 13962 


LONGITUDE 53 07 
PRINCIPAL FUEL - HEAVY FUEL OIL 


NEWFOUNDLAND LIGHT & POWER COQ LTD 
ST JOHN'S 1957 BWGM 2965 


1953  BWGM 6205 
LATITUDE 47 34 
LONGITUDE 52 43 


PRINCIPAL FUEL - HEAVY FUEL OIL 


PUBLIC WORKS CANADA 


GOOSE BAY 1953. UIW 2827 

1953 UIW 2827 
LATITUDE 53013 1954 UIW 2827 
LONGITUDE 60 24 1355s 5 UIW SS 2827 


1959 UIW 2827 
1982 CAM 689 
1982 CAM 689 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


STEAM YEAR AND 
TEMP MG/HR MANUFACTURER TYPE THROTTLE 
Edi TYPE SOUPAPE T/MN CAPACITE 


VAPEUR 


TEMP 
C 


382 


538 
538 
541 


399 
482 
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PRIME MOVERS 
MOTEURS PRIMAIRES 


ANNEE 


MG/HR FABRICANTS 


RPM CAPACITY 


KPA C KW 


WEST P 2930 343 3000 5 
WEST P 2330 343 3000 5 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - MAZOUT LOURD 


64 


1957 


COMBUSTIBLE 


COMBUSTIBLE 


50 


86 


1957 
1959 


COMBUSTIBLE 


PARS B 4137 382 3000 6 


PRINCIPAL - MAZOUT LOURD 


CGE C 12411 538 3600 150 
CGE C 12411 538 3600 150 
HITA C 12514 538 3600 150 


PRINCIPAL - MAZOUT LOURD 


AEI C 2758 399 3600 10 
AEI C 5861 482 3600 20 


PRINCIPAL - MAZOUT LOURD 


WORT C 2758 282 3600 2 
WORT C 2758 282 3600 2 
WORT C 2758 282 3600 2 
WORT C 2758 282 3600 2 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 


NEWFOUNDLAND - TOTAL - TERRE-NEUVE 


500 
500 


600 


000 
000 


000 
000 


VAPEUR 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 

KW 


1331 West 6600 5 000 
1982 WEST 6600 5 000 


10 000 


10 000 


1957 PARS 4600 6 600 


1970 CGE 16000 15 
1971 CGE 16000 150 000 
19739 HITA 16000 15 
450 000 
450 000 


1957 =AEI 13800 10 000 
1959 = AEI 13800 20 000 


30 000 

30 000 
160 2 000 
160 2 000 
160 2 000 
160 2 000 

8 000 


8 000 


504 600 
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STEAM VAPEUR 
BOILERS PRIME MOVERS MAIN GENERATORS 
CHAUDIERES MOTEURS PRIMAIRES GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND STEAM YEAR AND YEAR AND 
MANUFACTURER KPA TEMP MG/HR MANUFACTURER TYPE THROTTLE RPM CAPACITY MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VAPEUR ANNEE ET TYPE SOUPAPE T/MN CAPACITE ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS KPA TEMP MG/HR FABRICANTS FABRICANTS 

C KPA C KW KW 


PRINCE EDWARD ISLAND - ILE-DU-PRINCE-EDOUARD 


ee a a a a a we a a a a ee ww we we we ee we ee ee ee eee 


MARITIME ELECTRIC CO LTD 


CHARLOTTETOWN 1946 BW 2758 399 Zits \d3ie AC C 1724 343 3600 1500 1931 AC 2300 1 500 
1948 OB 2758 399 34 1947 PARS C 2758 399 3600 4000 1947 #PARS 4160 4 000 
LATITUDE 46 14 1955 BW 2758 399 45 1952 PARS C 2758 399° 3600 7 500 (119511 PARS 4160 7 500 
LONGITUDE 63 08 1960 FW 2758 393 40°" 1957" BBE} C 2758 399 3600 7500 1955 BBC 4160 7 500 
1963 BW 6205 482 86 1960 PARS C 2758 393 3600 10 000 1960 PARS 13800 £10 000 
1868 BW 6205 482 86 1963 MVIC C 5861 482 3600 20 000 1963 MVIC 13800 20 000 
(S752) EW 2758 399 34 1368 MVIC C 5861 482 3600 20 000 1968 MVIC 13800 20 000 
PRINCIPAL FUEL - HEAVY FUEL OIL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - MAZOUT LOURD 70 500 
70 500 
PRINCE EDWARD ISLAND - TOTAL - ILE~DU-PRINCE-EDOUARD 70 500 
NOVA SCOTIA - NOUVELLE-ECOSSE 
BOWATERS MERSEY PAPER CO 
BROOKLYN 1968 BW 2758 348 (Goeend4 oe ne PURE Z586 282 3600 6 000 1929 #£4GEE 2400 5 170 
1968 BW 2758 348 79 
LATITUDE 44 03 
LONGITUDE 64 42 
PRINCIPAL FUEL - HEAVY FUEL OIL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - MAZOUT LOURD 5 170 
Sy Hea) 
DOMTAR CHEMICALS LTD 
AMHERST 1947 OB 1551 288 7 1946 WORT B 1448 288 4500 700 1946 EM 600 700 
1947 DB 1551 288 7 
LATITUDE 45 50 
LONGITUDE 64 12 
PRINCIPAL FUEL - HEAVY FUEL OIL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - MAZOUT LOURD 700 
700 
NOVA SCOTIA FOREST INDUSTRIES LTD 
PORT HAWKESBURY 1961 FW 6033 460 136 1961 WEST CE 5861 471 3600 10 000 1961 WEST 13800 10 000 
sia GOTA 6033 460 121 1971 SLAV BE 6205 471 3600 17 560 1971 SLAV 13800 17 560 
LATITUDE 45 36 1983  GOTA 6300 460 216 
LONGITUDE 61 21 
PRINCIPAL FUEL - HEAVY FUEL OIL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - MAZOUT LOURD 27 560 
27 560 
NOVA SCOTIA POWER CORP 
GLACE BAY ASS FW 4344 399 Sisal PARS C 4137 399 3600 15 000 1951 PARS 6600 15 000 
1954 FW 4344 399 $1. 1954 PARS C 4137 399 3600 15 000 1954 PARS 6600 15 000 
LATITUDE 46 12 1955 FW 4344 339 SiO SSR ARSa 4137 399 3600 15 000 1955 PARS 6600 15 000 
LONGITUDE Smo 1S59e SEW 4344 399 Si SSS SPARS JC 4137 399 3600 15 000 1959 PARS 6600 15 000 
1967 BWGM 13927 554 249 13967 SS B 13272 552 3600 36 000 1967 # SS 13800 36 000 
1967 BWGM 13927 554 249 
PRINCIPAL FUEL - CANADIAN BITUMINOUS COAL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - CHARBON BITUMINEUX CANADIEN 96 000 
LINGAN 19/7 See 12755 540 490 1979 TOBA C- 12411 538 3600 158 200 1979 TOBA 14400 158 200 
VIS Ome CE 12755 540 490 1980 TOBA C_~ 12411 538 3600 158 200 1980 TOBA 14400 158 200 
LATITUDE 46 14 UkkIs! (2 12755 540 490 1983 TOBA C- 12411 538 3600 158 200 1983 TOBA 14400 158 200 
LONGITUDE 60 02 1984 CE 12755 540 430 1984 TOBA C_ 12411 538 3600 158 200 1984 TOBA 14400 158 200 


PRINCIPAL FUEL - CANADIAN BITUMINOUS COAL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - CHARBON BITUMINEUX CANADIEN 632 800 


MANUFACTURER KPA 


STEAM 
BOILERS 
CHAUDIERES 
YEAR AND 
ANNEE ET 
FABRICANTS 
LOWER WATER STREET 1944 BWGM 
1951 BWGM 
LATITUDE 45 37 1951 BWGM 
LONGITUDE BieZZ 1953  BWGM 
1955 BWGM 
1957 BWGM 
1958 BWGM 
PRINCIPAL FUEL - HEAVY FUEL OIL 
MACCAN 1949 BWGM 
LATITUDE 45 43 
LONGITUDE 64 15 


PRINCIPAL FUEL - CANADIAN BITUMINOUS COAL 


POINT TUPPER 1969 BW 
1969 BW 
LATITUDE 45 37 1973 CE 
LONGITUDE Bil 2Z 
PRINCIPAL FUEL - HEAVY FUEL OIL 
TRENTON 1951 
1952 
LATITUDE 45 36 LISS ce 
LONGITUDE 62 38 1959 


BWGM 
1969 BW 
PRINCIPAL FUEL - CANADIAN BITUMINOUS COAL 


KPA 


4345 


13100 


TUFTS COVE 1965 BWGM 12755 

1972 BW 12756 
LATITUDE 44 4} 1976 BW 12756 
LONGITUDE 63 35 


PRINCIPAL FUEL - HEAVY FUEL OIL 


SCOTT MARITIMES PULP LTD 


ABERCROMBIE POINT 1967 BW 
1967 BW 

LATITUDE 45 39 

LONGITUDE 62 43 


PRINCIPAL FUEL - WOOD REFUSE 


SYDNEY STEEL CORP 


SYDNEY 1337 BWGM 
1361 

LATITUDE 46 10 

LONGITUDE 60 12 


PRINCIPAL FUEL - HEAVY FUEL OIL 


6205 
6205 


3275 
3275 


STEAM 
TEMP 


VAPEUR 


TEMP 


435 


554 
554 


482 
460 


399 
393 
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PRIME MOVERS 


MOTEURS PRIMAIRES 


YEAR AND 
MG/HR MANUFACTURER TYPE THROTTLE RPM CAPACITY 
ANNEE ET TYPE SOUPAPE T/MN CAPACITE 
MG/HR FABRICANTS 
KPA C KW 
50 1944 PARS C 4137 427 3600 12 500 
85> 1351 PARS C 4137 427 3600 20 000 
85 1953 MVIC C 4137 427 3600 20 000 
100 1955 MVIC C 4137 427 3600 25 000 
uc) iki 153 C 6205 482 3600 45 000 
204 eid 59 EE C 6205 482 3600 45 000 
204 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - MAZOUT LOURD 
79° «#1943 PARS C 4137 427 3600 15 000 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - CHARBON BITUMINEUX CANADIEN 
Z(2iy VICSieem SGsleeeB 13272 552 3600 78 510 
fariee iehteSh ale C. 12411 538 3600 150 000 
476 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - MAZOUT LOURD 
we UIE PARS C 4137 427 3600 10 000 
5Z 1952 PARS C 4137 427 3600 10 000 
LOOM SSS ee RARS aC 4137 427 3600 20 000 
100 19539 PARS C 4137 427 3600 20 000 
476 1969 HP C 12411 538 3600 150 000 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - CHARBON BITUMINEUX CANADIEN 
S29 e965 QSAET ea G 12411 538 3600 100 000 
SOS Si Zee C 12411 538 3600 105 000 
476 13976 HP C 12411 538 3600 150 000 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - MAZOUT LOURD 
ae} 1967 WORT CD 5861 471 3600 18 750 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DECHETS DE BOIS 
Vil RMI) (eleje Ie 1103 260 3600 5 000 
Wile) slate Hedsten 13 3075 3939 3600 8 100 
1943 PARS C 3103 393 3600 16 000 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - MAZOUT LOURD 


NOVA SCOTIA - TOTAL - NOUVELLE-ECOSSE 


MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER 
ANNEE ET 
FABRICANTS 
1944  PARS 
1951 PARS 
1953. MVIC 
1955 MVIC 
Vek wlel= 
L35Sia EE 
1949. PARS 
1969 SGE 
1873.  PARS 
135) PARS 
1952  PARS 
1955 PARS 
1959 PARS 
1369 CWES 
1965 AEI 
1972  PARS 
1976  PARS 
1971 EM 
1919 CGE 
1937 BBC 
1343 PARS 


VAPEUR 
VOLTS CAPACITY 
VOLTS CAPACITE 
KW 
4100 10 000 
13200 20 000 
13200 20 000 
13200 25 000 
13200 45 000 
13200 45 000 
165 000 
6300 15 000 
15 000 
13800 78 510 
13800 150 000 
228 510 
13800 10 000 
13800 10 000 
13800 20 000 
13800 20 000 
13800 150 000 
210 000 
13800 100 000 
13800 105 000 
13800 150 000 
355 000 
1 702 310 
13800 18 750 
18 750 
18 750 
6600 5 000 
6600 7 600 
6600 16 000 
28 600 
28 600 
1 783 030 


STEAM 


NEW BRUNSWICK - NOUVEAU-BRUNSWICK 


ATLANTIC SUGAR LTD 


SAINT JOHN 


LATITUDE 
LONGITUDE 


45 16 
66 03 


PRINCIPAL FUEL - HEAVY FUEL OIL 


BOISE CASCADE CANADA LTD 


NEWCASTLE 


LATITUDE 
LONGITUDE 


47 00 
65 34 


BOILERS 
CHAUDIERES 

YEAR AND 
MANUFACTURER KPA 
ANNEE ET 
FABRICANTS KPA 
1947 BWGM 2827 
1948 BWGM 2827 
1954 CE 2827 
V3G508 CE 4482 
1972 BW 4482 


PRINCIPAL FUEL - SPENT PULPING LIQUOR 


CONSOLIDATED - BATHURST LTD 


BATHURST 


LATITUDE 
LONGITUDE 


47 36 
65 33 


PRINCIPAL FUEL - HEAVY FUEL OIL 


FRASER INC 
ATHOLVILLE 


LATITUDE 
LONGITUDE 


4759 
66 43 


PRINCIPAL FUEL - HEAVY FUEL OIL 


EDMUNDSTON 


LATITUDE 
LONGITUDE 


47 22 
68 20 


PRINCIPAL FUEL - HEAVY FUEL OIL 


IRVING PULP & PAPER LTD 


SAINT JOHN 


LATITUDE 
LONGITUDE 


45 15 
66 06 


133 @e7 CE 4344 
1938 BW 1172 
1958 BW 8731 
1966 FW 1138 
1975 BW 758 
1983 BW 8618 
1983 FW 8618 
1946 CE 4482 
1946 CE 4137 
1958 CE 8274 
WEIS ey 4482 
1973 BW 8618 
1355) SCE 6205 
1958 CE 6205 
1960 BW 6205 
1972 BW 6205 
1985 BW 6205 


PRINCIPAL FUEL - SPENT PULPING LIQUOR 


STEAM YEAR AND 
TEMP MG/HR MANUFACTURER TYPE THROTTLE 


VAPEUR TYPE SOUPAPE 
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PRIME MOVERS 


MOTEURS PRIMAIRES 


KPA Cc 
2792 341 5000 
1034 288 5000 


4137 399 3600 


RPM CAPACITY 
T/MN CAPACITE 


KW 


2 500 
1 000 


15 625 


PRINCIPAL - LESSIVE DE PATE EPUISEE 


371 3600 
3600 
3600 


PRINCIPAL - MAZOUT LOURD 


4137 
8274 


3600 
3600 


uw 
—~N 
o— 


PRINCIPAL - MAZOUT LOURD 


4137 371 
8274 


3600 
510 3600 


PRINCIPAL - MAZOUT LOURD 


441 3600 
441 3600 


ANNEE ET 
TEMP MG/HR FABRICANTS 

C 
321 Zi NI62 GE B 
321 Zsa GE B 
360 36 

COMBUSTIBLE PRINCIPAL - MAZOUT LOURD 
339 113° 1966" CGE ~ B 
339 132 

COMBUSTIBLE 
377 50, 1937. BBE. BE 
191 23, 19465 BBC) «B 
468 68 1958 SGE 
191 23 

COMBUSTIBLE 
173 ZU e958 SeeBBGaeeB 
510 83 1983 ASEA BE 
510 31 

COMBUSTIBLE 
371 Siliieel9'4:7 eaBBCeaeb 
393 45 1958 WEST CD 
50” Sits 
339 68 
510 167 

COMBUSTIBLE 
441 Sil 9956 @GE B 
44} Sit eo GO eGE B 
441 52 
44] 168 
44 170 


6 000 
7 000 


5 000 
13 200 


3 500 
12 500 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - LESSIVE DE PATE EPUISEE 


MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER 
ANNEE ET 
FABRICANTS 
1962 GE 
1954 GE 
1966 CGE 
iS3fee BBE 
1946 BBC 
1858 SGE 
1956 BBC 
1983 ASEA 
1947 BBC 
1958 WEST 
19560 GE 
1960 GE 


VAPEUR 
VOLTS CAPACITY 
VOLTS CAPACITE 
KW 
4160 2 500 
4160 1 000 
3 500 
3 500 
6300 17 600 
17 600 
17 600 
2400 6 000 
2400 Ca6aZ 
2400 7 000 
20 612 
20 612 
6900 5 000 
13800 13 200 
24 200 
6900 3 800 
6900 12 500 
16 300 
40 500 
6900 10 000 
6900 12 500 
22 500 


STEAM 
BOILERS 
CHAUDIERES 
YEAR AND 
MANUFACTURER KPA 
ANNEE ET 
FABRICANTS KPA 
NBIP FOREST PRODUCTS INC 
DALHOUSIE 1954 CE 3447 
1968 BW 3447 
LATITUDE 48 04 1982 CE 3447 
LONGITUDE 66 23 
PRINCIPAL FUEL - HEAVY FUEL OIL 
NEW BRUNSWICK ELECTRIC POWER COMM 
CHATHAM 1948 FW 4171 
1956 CE 6033 
LATITUDE 47 02 
LONGITUDE 65 28 
PRINCIPAL FUEL - HEAVY FUEL OIL 
COLESON COVE US76 BW. ii? 750 
1976 BW 16890 
LATITUDE 45 17 1S7t BW 17.750 
LONGITUDE 66 21 
PRINCIPAL FUEL - HEAVY FUEL OIL 
COURTENAY BAY 1361 CE 10170 
1965 BW 8790 
LATITUDE 45 16 1966 BW 12583 
LONGITUDE 66 01 1967 BW 12583 
PRINCIPAL FUEL - HEAVY FUEL OIL 
DALHOUSIE # 1 1869 CE 12583 
LATITUDE 48 04 
LONGITUDE 66 24 
PRINCIPAL FUEL - HEAVY FUEL OIL 
DALHOUSIE # 2 1980 CE 123928 
LATITUDE 48 04 
LONGITUDE 66 24 


PRINCIPAL FUEL - CANADIAN BITUMINOUS COAL 


GRAND LAKE #2 1951 CE 3034 

1953. FW 4171 
LATITUDE 46 04 1964  BWGM 10204 
LONGITUDE 66 01 


PRINCIPAL FUEL - CANADIAN BITUMINOUS COAL 


POINT LEPREAU 1983 BW 4592 
LATITUDE 45 08 
LONGITUDE 66 30 


PRINCIPAL FUEL - URANIUM 
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PRIME MOVERS 
MOTEURS PRIMAIRES 
YEAR AND 


STEAM 
TEMP MG/HR MANUFACTURER TYPE THROTTLE RPM CAPACITY 
VAPEUR ANNEE ET TYPE SOUPAPE T/MN CAPACITE 
TEMP  MG/HR FABRICANTS 
G KPA c KW 
349 SOM gS One GE B 3103 338 3600 6 000 
348 117 1930 ALEN B 965 232 6600 800 
348 136 1930 ALEN B 965 232 6600 800 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - MAZOUT LOURD 
449 64 1948 PARS C 4137 441 3600 12 500 
482 Jo Iidob) BBG 6033 482 3600 20 000 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - MAZOUT LOURD 
WORK) ETS ol LO TAOS) 538 3600 350 000 
541 1029 1976 HITA C 16203 538 3600 350 000 
541 1029 1977 HITA C- 17016 538 3600 350 000 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - MAZOUT LOURD 
538 200) 1961 EE c $997 538 3600 50 000 
513 ci UGE ete. 1s) 8618 510 3600 13 365 
541 SUG MEM ATG. lee eae 538 3600 100 000 
541 318 1967 BBC C 12411 538 3600 100 000 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - MAZOUT LOURD 
541 SC SCSe BBC een Cement 241 538 3600 100 000 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - MAZOUT LOURD 
541 GSO S30 SeBBC Ce 24 1 538 3600 200 000 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - CHARBON BITUMINEUX CANADIEN 
357 68 1951 PARS C 2827 357 3600 5 000 
449 (Za SO eee AR Same 2827 357 3600 5 000 
541 227 1953)  PARS C 4137 441 3600 15 000 
1964 PARS C RISEN 538 3600 60 000 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - CHARBON BITUMINEUX CANADIEN 
260 3440 1983 PARS C 4447 258 1800 680 000 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - URANIUM 


VAPEUR 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
evAS. ies 6600 6 000 
1930 ALEN 600 750 
1930 ALEN 600 750 
7 500 
7 500 
1948  PARS 6900 12 500 
1956 BBC 13800 20 000 
32 500 
1976 HITA 19000 350 000 
1976 HITA 19000 350 000 
1977. HITA 19000 350 000 
1 050 000 
1961 EE 13800 50 000 
1965 BBC 63900 13 365 
1966 BBC 13800 100 000 
13967 BBC 13800 100 000 
263 365 
1963 BBC 13800 100 000 
100 000 
1980 BBC 19000 200 000 
200 000 
1951 PARS 6900 5 000 
1952 ~PARS 63900 5 000 
1953. PARS 6900 15 000 
1964 PARS 13800 60 000 
85 000 
1983  PARS 26000 680 000 
680 000 


2 410 865 


STEAM 


BOILERS 
CHAUDIERES 


YEAR 


AND 


MANUFACTURER KPA 


ANNEE ET 
FABRICANTS 


ST ANNE NACKAWIC PULP & PAPER CO 


NACKAWIC 1970 


1970 
LATITUDE 46 00 
LONGITUDE 67 15 


PRINCIPAL FUEL - HEAVY FUEL 


QUEBEC 


ATOMIC ENERGY OF CANADA LTD 
GENTILLY 1 1370 


LATITUDE 46 25 
LONGITUDE UC 72 


PRINCIPAL FUEL - URANIUM 


CELANESE CANADA INC 


DRUMMONDVILLE i378 
LATITUDE 45 53 1951 
LONGITUDE Ue fs) 1965 


PRINCIPAL FUEL - HEAVY FUEL 


HYDRO QUEBEC 
GENTILLY 2 1980 


LATITUDE 46 01 
LONGITUDE UPR al 


PRINCIPAL FUEL - URANIUM 


TRACY 1964 

1965 
LATITUDE 46 01 1967 
LONGITUDE 73 «+10 1968 


PRINCIPAL FUEL - HEAVY FUEL 


LA CIE GASPESIA LTEE 


CHANDLER 1958 

1965 
LATITUDE 48 21 Sat 
LONGITUDE 64 41 Wee 


PRINCIPAL FUEL - HEAVY FUEL 


BW 
BW 


OIL 


BW 


OIL 


KPA 


6205 
6205 


5550 


4600 


14300 
14300 
14300 
14300 


STEAM 
TEMP 


VAPEUR 
TEMP 


388 


269 


260 


= th ae 


PRIME MOVERS 
MOTEURS PRIMAIRES 
YEAR AND 
MG/HR MANUFACTURER TYPE THROTTLE 


ANNEE ET TYPE SOUPAPE 
MG/HR FABRICANTS 


KPA C 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - MAZOUT LOURD 


1547 1971 BBC 5171 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - URANIUM 


27 1935 PARS B 3103 274 
36) 1950) GE B 4137 385 
BS 1953 GE B 4137 385 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - MAZOUT LOURD 


s7z2z 1980, CGE PR 4600 260 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - URANIUM 


522 1964 PARS C 12400 540 
522 1965  PARS C 12400 540 
522 1967 PARS C 12400 540 
522 1968 PARS C 12400 540 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - MAZOUT LOURD 


82 1954 BBC ECE 4137 371 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - MAZOUT LOURD 


RPM CAPACITY 
T/MN CAPACITE 


6500 
3600 
3600 


1800 


3600 
3600 
3600 
3600 


3600 


KW 


UEWA = 2 B 6205 371 2400 25 000 


266 3600 250 000 


1 500 
2 500 
3 500 


685 000 


6 000 


MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER 
ANNEE ET 
FABRICANTS 
1970 SLAV 
RITA BBC 
1935 PARS 
1950 GE 
195355) GE 
1980 CGE 
1964 PARS 
1965  PARS 
1967 PARS 
1968 PARS 
1954 BBC 


VOLTS 
VOLTS 


13800 


13000 


24000 


16000 
16000 
16000 
16000 


6600 


VAPEUR 


CAPACITY 
CAPACITE 


KW 


25 000 


25 000 


25 000 


266 400 


266 400 


266 400 


1 500 
2 500 
3 500 


7 500 


7 500 


685 000 


685 000 


600 000 


1 285 000 


6 000 


6 000 


6 000 


STEAM 


CA CIE PRICE LTEE 
KENOGAMI 


LATITUDE 48 25 
LONGITUDE leas 


PRINCIPAL FUEL - HEAVY 


NORANDA MINES LTD 
NORANDA SMELTER 


LATITUDE 48 15 
LONGITUDE SO 


BOILERS 
CHAUDIERES 
YEAR AND 


MANUFACTURER KPA 


ANNEE ET 
FABRICANTS 


1941 
1941 FW 
1967 


FUEL OIL 


PRINCIPAL FUEL - WASTE GAS 


PRODUITS FORESTIERS MACLAREN 
DIVISION MINES GASPE 


48 58 
65 31 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - WASTE HEAT 


ONTARIO 


ABITIBI-PRICE INC 
SMOOTH ROCK FALLS 


LATITUDE 49 12 
LONGITUDE 81 38 


INC 
iig55. 5 CE 
1355)" CE 
1965 BW 
1976 BW 


KPA 


32705 
3275 


4137 
4137 


PRINCIPAL FUEL - SPENT PULPING LIQUOR 


ALGOMA STEEL CORP LTD 


LATITUDE 
LONGITUDE 


46 31 
84 20 


PRINCIPAL FUEL - BLAST FURNACE GAS 


1942 FW 
1942 FW 
1943 FW 
1958 FW 
1963 BW 
WEI) TY 


° 


PRIME MOVERS 
MOTEURS PRIMAIRES 
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SLAV B 


STEAM YEAR AN 
TEMP MG/HR MANUFAC 
VAPEUR ANNEE ET 
TEMP MG/HR FABRICANTS 

C 

371 36 1968 

371 36 

371 136 


354 
354 


399 
Sod 


D 
TURER TYPE THROTTLE 
TYPE SOUPAPE 


KPA 


4213 


RPM CAPACITY 
T/MN CAPACITE 


371 3600 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - MAZOUT LOURD 


COMBUSTIBLE 


COMBUSTIBLE 


7 


3 


77 


1376 


COMBUSTIBLE 


] 
1 


oe NOMD 
—WwW = = 


1942 
1942 
1963 
1963 


PRINCIPAL - GAZ DE RECUPERATION 


BBC 


c 


3103 


274 3750 
274 3600 


343 3600 


KW 


14 750 


2 600 
1 500 


5 400 


PRINCIPAL - RECUPERATION THERMIQUE 


QUEBEC, TOTAL 


WEST 


E 


4137 


393 3600 


15 000 


PRINCIPAL - LESSIVE DE PATE EPUISEE 


WEST 
WEST 
CWES 
CWES 


oONwWw 


2758 
2758 
4137 
4137 


230 3600 
230 3600 
427 3600 
427 3600 


625 
625 
12 500 
12 500 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ DE HAUT FOURNEAU 


MAIN GENERATORS 


VAPEUR 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS 
ANNEE ET VOLTS 
FABRICANTS 

1968 SLAV 6600 
1934  PARS 12000 
1982 LA 12000 
1955 BBC 2300 
13876 EM 13800 
1942 WEST 575 
1942 WEST 505 
1963 CWES 11000 
1963  CWES 11000 


CAPACITY 
CAPACITE 


KW 


14 750 


14 750 


14 750 


2 600 
1 500 


4 100 


4 100 


5 400 


5 400 
5 400 


1 589 150 


15 000 


STEAM 
BOILERS 
CHAUDIERES 
YEAR AND 


STEAM 
MANUFACTURER KPA TEMP MG/HR 


ANNEE ET VAPEUR 
FABRICANTS KPA TEMP 
C 
ALLIED CHEMICALS CANADA LTD 
AMHERSTBURG 1938 BW 3103 329 
1940 BW 3103 329 
LATITUDE 42 06 1948 BW 2399 371 
LONGITUDE 83 06 1957 =BW 2939 371 
1957 BW 2339 371 
1965 BW 3103 343 
1971 CE fees sh) 371 
1976 BW 2999 388 
PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 
ATOMIC ENERGY OF CANADA LTD 
DOUGLAS POINT 1967 MLW 4040 251 


1967 MLW 4040 251 


LATITUDE 44 25 
LONGITUDE 81 33 


PRINCIPAL FUEL - URANIUM 


CANADIAN GENERAL ELECTRIC CO LTD 


PETERBOROUGH 1941 CE 2758 31 
1942 CE 2758 31 
LATITUDE 44 18 iis53) 9 CE 2758 37 


LONGITUDE 78 193 
PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 


DOW CHEMICAL OF CANADA LTD 


SARNIA 1960 FW 9756 47) 
1963 FW 9756 471 
LATITUDE 42 58 13967 BW 9722 482 
LONGITUDE 82 23 1972 ~=FW 9825 471 
Si 2oe EW. 9825 471 
WEN 2 TY) $825 471 


PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 


GREAT LAKES FOREST PRODUCTS LTD 


DRYDEN 1954 CE 4137 399 
1957 =BW 4137 393 

LATITUDE 49 47 

LONGITUDE 92 49 

PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 

FORT WILLIAM 1947 CE 3103 343 
URE) —{e2 5861 482 

LATITUDE 48 23 1956 CE 5861 482 

LONGITUDE 839 15 (965) CE 5861 482 
slay iehs 5861 482 
1g0Gme CE 5861 482 
19755) CE 5861 482 
S75 CE 5861 482 


PRINCIPAL FUEL - IMPORTED BITUMINOUS COAL 


COMBUSTIBLE 


COMBUSTIBLE 


COMBUSTIBLE 


COMBUSTIBLE 


- 79 - 


PRIME MOVERS 
MOTEURS PRIMAIRES 
YEAR AND 


MANUFACTURER TYPE THROTTLE 
TYPE SOUPAPE 


ANNEE ET 
FABRICANTS 


1948 GE 
Weis (ele 
1966 GE 


aunw 


1967 AEI C 


1931 GE BC 


1863 CWES BP 
1963 CWES BP 


1955 BBE) BE 


SZ GE B 
1963 SS BE 
1974 SLAV B 
1975 SLAV B 


KPA 


3896 


PRINCIPAL - URANIUM 


2654 


$239 
9233 


4137 


2930 
5861 
5688 
5688 


RPM CAPACITY 
T/MN CAPACITE 


243 3600 
323 3600 
323 3600 


PRINCIPAL - GAZ NATUREL 


250 1800 220 000 


316 3600 


PRINCIPAL - GAZ NATUREL 


460 3600 28 800 
460 3600 28 800 


PRINCIPAL - GAZ NATUREL 


385 3600 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 


329 3600 
482 3600 
482 3600 
482 3600 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - CHARBON BITUMINEUX IMPORTE 


VAPEUR 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1948 GE 4800 2 500 
uiblew [ez 4800 3 750 
1966 GE 4800 4 700 
10 950 
10 950 
1967 AEI 18000 220 000 
220 000 
220 000 
133i) GE 6600 2 000 
Zz 000 
2 000 


1963 CWES 14400 28 800 
1963  CWES 14400 28 800 


57 600 
57 600 
1954 BBC 4160 6 666 
6 666 
Si28e9 IGE 4000 4 000 
1963 =SS$ 4160 17 100 
1974 ASEA 13800 25 470 
1975 ASEA 13800 34 000 


STEAM 
BOILERS 
CHAUDIERES 
YEAR AND 
MANUFACTURER KPA 
ANNEE ET 
FABRICANTS KPA 
HIRAM WALKER & SON LTD 
WALKERVILLE 1952 BW 2758 
1955:) BW 2758 
LATITUDE 42 18 USED LA) 2758 
LONGITUDE 83 01 1970 FW 2758 
PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 
INCO METALS COMPANY 
IRON ORE RECOVERY 1363 DB 3792 
1963 DB 3792 
LATITUDE 46 28 1963 DB 3792 
LONGITUDE 81 04 1963 DB 3792 
PRINCIPAL FUEL - WASTE HEAT 
JAMES RIVER MARATHON LTD 
MARATHON 1946 CE 4654 
1946 CE 4654 
LATITUDE 48 40 1952 9 5CE 4654 
LONGITUDE 86 25 1973 BW 4654 


PRINCIPAL FUEL - SPENT PULPING LIQUOR 


ONTARIO HYDRO 
ATIKOKAN 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - URANIUM 


1985 


BRUCE “A” 1976 
1977 
LATITUDE 44 25 Sian 
LONGITUDE 81 33 1978 
PRINCIPAL FUEL - URANIUM 
BRUCE "B” 1984 
LATITUDE 44 25 
LONGITUDE 81 33 
PRINCIPAL FUEL - URANIUM 
J CLARK KEITH 1952 
1952 
LATITUDE 42 17 1953 
LONGITUDE 83 06 1953 


PRINCIPAL FUEL - IMPORTED BITUMINOUS COAL 


LAKEVIEW 


LATITUDE 43 34 
LONGITUDE 73) 33 


PRINCIPAL FUEL - IMPORTED BITUMINOUS COAL 


BW = 13100 
BW 4350 
BW 4350 
BW 4350 
BW 4350 
BW 4275 
BWGM 6033 
BWGM 6033 
BWGM 6033 
BWGM 6033 


BWGM 16892 
BWGM 16892 
CE 16892 
CE 16892 
BW = 16832 
BW 16832 
BW 16892 
BW 16832 


STEAM 
TEMP 


VAPEUR 
TEMP 


538 


257 
257 
257 
257 


256 
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PRIME MOVERS 


MOTEURS PRIMAIRES 


329 
174 


371 
3399 
399 


538 


253 


RPM CAPACITY 
T/MN CAPACITE 


KW 

3600 1 000 
3600 1 000 
3600 2 500 
5000 5 000 
3600 39 375 
3600 9 375 
THERMIQUE 

3600 7 500 
3600 4 000 
3600 4 000 


PRINCIPAL - LESSIVE DE PATE EPUISEE 


3600 206 000 


1800 845 000 


3600 66 000 
3600 66 
3600 66 000 
3600 66 000 


YEAR AND 
MG/HR MANUFACTURER TYPE THROTTLE 
ANNEE ET TYPE SOUPAPE 
MG/HR FABRICANTS 
KPA 
S2e71938— GE PG, 2758 
S2ee 9 52a GE B 1379 
450619555 s9GE Beane Zoe 
Slee dO GE BP 2758 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 
36 1963 CGE 8B 3447 
36 81363) ) CGE | C 862 
36 
36 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - RECUPERATION 
52 1946 WEST C 4137 
52 1948 GE c 4137 
52 1948 £4GE B 4137 
144 
COMBUSTIBLE 
135 19384 BBC 50 12411 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - URANIUM 
4720 1976 PARS 4220 
4720 1977 PARS 4220 
4720 1977 PARS 4220 
4720 1978  PARS 4220 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - URANIUM 
4720 1984 CGE BC 4137 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - URANIUM 
(eley be ya" 1S C 5861 
7isley) VRE Ve 12 c 5861 
fas} RIE [BS c 5861 
235 ee 953 ee EE [e; 5861 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - CHARBON BITUMINEUX 
907 1962  PARS € 16203 
$07 1963 PARS C 16203 
307, 19655 AEL™ (C9 15203 
SO 7 Se LS Sie AE le Cee 6208 
O76 See eC 6203 
907 1969 AEI C 16203 
$07 1969 PARS C 16306 
$07 1969 PARS C 16306 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - CHARBON BITUMINEUX IMPORTE 


MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 


Y, 
MANUFACTURER VOLTS 


EAR AND 
ANNEE ET 
FABRICANTS 
URIS tele 
WSs GE 
1956 GE 
1970 =6GE 
1963 CGE 
1963 CGE 
1946 WEST 
1948 GE 
1948 GE 
1984 BBC 
1976  PARS 
1977 PARS 
1977  ~ PARS 
1978  PARS 
1984 CGE 
1952) BREE 
Usk {els 
vel 1ele 
353 au EE 
1962  PARS 
1963  PARS 
1965 ACGE 
1965 ACGE 
1967  ACGE 
1969  ACGE 
1963  PARS 
1963 PARS 


VOLTS 


63900 
63900 


6300 
6900 
6300 


18000 


18500 
18500 
18500 
18500 


24000 


13800 
13800 
13800 
13800 


16000 
16000 
18000 
18000 
18000 
18000 
18000 
18000 


VAPEUR 


CAPACITY 
CAPACITE 


KW 


uN-— 
ul 
oO 
oO 


206 000 


206 000 


826 000 
826 000 
826 000 
826 000 


3 304 000 


845 000 


845 000 


66 000 
66 000 
66 000 
66 000 


264 000 


2 400 000 


STEAM 


LAMBTON 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL 


LENNOX 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL 


NANTICOKE 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL 


PICKERING 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL 


PICKERING 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL 


RICHARD L 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL 


ROLPHTON 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL 


THUNDER BAY 


LATITUDE 
LONGITUDE 


BOILERS 
CHAUDIERES 


YEAR 


AND 


MANUFACTURER KPA 


ANNEE ET 
FABRICANTS 


42 48 
82 26 


44 11 
56 47 1977 


FUEL - HEAVY FUEL 


43 34 
73 33 


B 1983 
1984 
43 50 1384 
CInOZ 
FUEL - URANIUM 
HEARN 1951 
1952 
43 39 1952 
rhea) 1953 
1960 
1961 
1961 
1961 
FUEL - IMPORTED 
1962 
46 11 
77 40 


FUEL - URANIUM 


48 22 
83 13 


CE 
CE 


BWGM 


FW 
CE 


PRINCIPAL FUEL - LIGNITE COAL 


KPA 


16892 
168392 
16892 
16892 


16892 
16892 
16892 
16892 


BITUMINOUS COAL 


2930 


STEAM 
TEMP 


VAPEUR 
TEMP 


232 


538 
538 
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PRIME MOVERS 


MOTEURS PRIMAIRES 


CHARBON BITUMINEUX IMPORTE 


CHARBON BITUMINEUX IMPORTE 


RPM CAPACITY 
T/MN CAPACITE 


KW 


3600 500 000 
3600 500 000 
3600 500 000 
3600 500 000 


3600 550 
3600 550 
3600 550 
3600 550 


1800 
1800 
1800 
1800 


3600 25 000 


3600 100 000 
3600 150 000 
3600 150 000 


YEAR AND 
MG/HR MANUFACTURER TYPE THROTTLE 
ANNEE ET TYPE SOUPAPE 
MG/HR FABRICANTS 
KPA C 
1633 1969 CGE C . 16203 538 
1633 1970 CGE C 16203 538 
NGSS1970' 5 CCE Cee sb206 538 
1633 51970" CGE CC 16203 538 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - 
1633 1976 CGE C £16203 538 
1633 1976 CGE C 16203 538 
16339019 76 CCE "C4 516203 538 
1633 1977 CGE C £16203 538 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - MAZOUT LOURD 
1633 1973 HP Coyyte203 538 
Wiseks)  a)eir/s} {ale € 16203 538 
1633197308 HR C 1/6203 538 
1633) 1974) HP C 16203 538 
1633. 1975 HP C 16203 538 
1633 1977 HP C 16203 538 
1633) 1978) 9 HP C 16203 538 
YESS. ARIAS abe Ceelio 203 538 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - 
ZISO NISC | PARS 3930 251 
293019 1971 PARS 3930 251 
2930 1972 PARS 3930 251 
2930 1973  PARS 3930 251 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - URANIUM 
2930 1983 PARS 3930 251 
2930 1984 PARS BC 3930 251 
2930 1984 PARS BC 3930 251 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - URANIUM 
386 1951 PARS C 5861 482 
386° 1952 ~°PARS C 5861 482 
386 1952 PARS C 5861 482 
386 1952" PARS! °C 5861 482 
612 1960 PARS C- 12411 538 
612 196i PARS C 12411 538 
612 1961 PARS C 12411 538 
612 1961 PARS C 12411 538 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - 
1365 1962" AEI C 2758 232 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - URANIUM 
386 1963 EE C 9997 538 
ATO ange | SBBER ANG sal24 it 538 
476 1981 BBE CC 12411 538 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - CHARBON LIGNITE 


MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER 
ANNEE ET 
FABRICANTS 
1963 CGE 
1970 CGE 
1970 CGE 
1970 CGE 
1976 CGE 
obs CGE 
19:76: = CGE 
19/0 (ee COE 
1973. PARS 
1973. PARS 
1973. PARS 
1974  PARS 
1975 PARS 
1977 ~=PARS 
1978  PARS 
1978  PARS 
Dsizal PARS 
1971 PARS 
1972  PARS 
1973. ~PARS 
1983 PARS 
1984  PARS 
1984  PARS 
TIS PARS 
1952 PARS 
1952 PARS 
19539 >") PARS 
1959 PARS 
1960 PARS 
1960 PARS 
13961 PARS 
1962 AEI 
196355 EE 
13981 BBC 
1981 BBC 


VOLTS 
VOLTS 


24000 
24000 
24000 
24000 


20000 
20000 
20000 
20000 


22000 
22000 
22000 
22000 
22000 
22000 
22000 
22000 


24000 
24000 
24000 
24000 


24000 
24000 
24000 


13800 
13800 
13800 
13800 
13800 
13800 
13800 
13800 


13800 


13800 
18000 
18000 


VAPEUR 


CAPACITY 
CAPACITE 


KW 
500 000 
500 000 
500 000 
500 000 
2 000 000 
573 750 
573 750 
573 750 
573 750 


2 295 000 


4 000 000 


542 000 
542 000 
542 000 
542 000 
2 168 000 


540 000 
540 000 
540 000 


1 620 000 


1 200 000 


25 000 


400 000 


20 727 000 
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STEAM VAPEUR 
BOILERS PRIME MOVERS MAIN GENERATORS 
CHAUDIERES MOTEURS PRIMAIRES GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND STEAM YEAR AND YEAR AND 
MANUFACTURER KPA TEMP  MG/HR MANUFACTURER TYPE THROTTLE RPM CAPACITY MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VAPEUR ANNEE ET TYPE SOUPAPE T/MN CAPACITE ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS KPA TEMP MG/HR FABRICANTS FABRICANTS 

Cc KPA c KW ; KW 


POLYSAR LTD 


SARNIA 1943 BW 2896 327 136 1943  CWES P 2758 343 3600 4000 1943 WEST 6600 4 000 
1943 BW 2896 327 136 1948 CWES P 2758 399 3600 6 000 1948 WEST 13800 5 000 
LATITUDE 42 58 1943 BW 2896 327 136 1956 CGE B 4137 399 3600 15 625 1956 GE 13800 13 281 
LONGITUDE 82 23 1943 BW 2896 327 136 1983 CWES B 8600 510 3600 28 750 1983 MITI 13800 28 750 
1943 BW 2896 327. 136 
1953. CE 2896 399 204 
1983 CE 9310 510 272 
PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 51 031 
51 031 
REDPATH SUGARS LTD 
TORONTO 1959 BW 4303 399 45 1959 CGE B 4309 399 3600 2500 1959 CGE 600 2 500 
LATITUDE 43 40 
LONGITUDE 79 23 
PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 2 500 
2 500 
ROMAN CORPORATION LTD 
STRATHCONA 1952 BW 2861 254 27 1955 SGE B 2758 327 3600 2000 1955 SGE 575 1 655 
1968 BW 4826 338 45 1955 SGE B 2758 327 3600 2000 1955 SGE 575 1 655 
LATITUDE 44 19 
LONGITUDE 76 57 
PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 3 310 
3 310 
SPRUCE FALLS POWER & PAPER CO LTD 
KAPUSKASING MILL 1928 CVIC 1793 293 45 1945 GE e 13795 293 1800 12500 1945 6G 6600 12 500 
1928 CVIC 1793 293 45 1958 PARS B 1793 293 3600 3100 1958 PARS 6600 9 100 
LATITUDE 49 25 1952 CE 1793 293 57 
LONGITUDE 82 26 1960 BW 1793 293 93 
1964 BW 1793 293 29 
1971 BW 1793 293 79 
PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 21 600 
21 600 
STELCO INC 
HAMILTON 1948 CE 3103 399 57 1948 MST B 3103 399 750 4000 1948 CGE 6900 4 000 
1948 CE 3103 399 57 1959 GE ce 1103 232 1500 6000 1959 GE 6600 6 000 
LATITUDE 43 14 1948 CE 3103 399 57 
LONGITUDE 79 51 1948 CE 3103 399 57 
1956 CE 3103 399 57 
PRINCIPAL FUEL - BLAST FURNACE GAS COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ DE HAUT FOURNEAU 10 000 
10 000 
TRICIL LTD 
SWARU PLANT 1972 BW 1965 204 48 1982 ELLI B 1723 204 6000 4500 1982 ELLI 4160 4 573 
1972 BW 1965 204 48 
LATITUDE 43 14 
LONGITUDE 79 51 
PRINCIPAL FUEL - SHREDDED REFUSE COMBUSTIBLE PRINCIPAL - REBUT EN MORCEAUX 4 573 
4 573 


ONTARIO, TOTAL 21 282 800 


STEAM 
BOILERS 
CHAUDIERES 
YEAR AND 
MANUFACTURER KPA 
ANNEE ET 
FABRICANTS KPA 
MANITOBA 
B C SUGAR REFINING CO LTD 
FORT GARRY 1940 FW 2068 
1940 FW 2068 
LATITUDE 50 07 1952 FW 2068 
LONGITUDE 36 56 
PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 
MANITOBA FORESTRY RESOURCES LTD 
THE PAS 13970 3=FW 5343 
1920) CE 5343 
LATITUDE 55705 13975 FW 5343 
LONGITUDE 123 01 
PRINCIPAL FUEL - WOOD REFUSE 
MANITOBA HYDRO 
BRANDON Isle (ee 4309 
IS Seeece 4309 
LATITUDE 49 50 1958 SCE 4309 
LONGITUDE SEN Es) 1358 "SCE 4309 
1970 = BW 9136 
PRINCIPAL FUEL - LIGNITE COAL 
SELKIRK 1960 BW 6033 
1960 BW 6033 
LATITUDE 50 09 
LONGITUDE 96 52 
PRINCIPAL FUEL - LIGNITE COAL 
WINNIPEG CITY OF 
AMY STREET 1924 JI 1724 
1924 JI 1724 
LATITUDE 49 53 192459 JI 1724 
LONGITUDE $7 09 1330sen JI 1724 
1950 BW 1724 
1952 BW 2758 
1953 BW 2758 
135 7a BW 1724 
PRINCIPAL FUEL - LIGNITE COAL 
SASKATCHEWAN 
DOMTAR CHEMICALS GROUP 
UNITY 1948 FW 1517 
1948 FW 1517 
LATITUDE B25Z0 (369) SCV IC sii? 
LONGITUDE 103 10 


PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 
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PRIME MOVERS 
MOTEURS PRIMAIRES 


STEAM YEAR AND 
TEMP MG/HR MANUFACTURER TYPE THROTTLE 
TYPE SOUPAPE 


RPM CAPACITY 


VAPEUR ANNEE ET T/MN CAPACITE 
TEMP MG/HR FABRICANTS 

C KPA c KW 
323 ZOe 9405S SELEL SB 1931 323 3600 1 500 
323 20) 1953). .6BC. 9B 1931 323 3600 2 500 
323 23 

COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 
44] UZ5iy 19708 WEST) BE =9715343 441 5500 93 800 
44) Jo e970 WEST 8 5343 441 7300 13 000 
44] 125 

COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DECHETS DE BOIS 
44] 147. 1957 MVIC C 4137 441 3600 33 000 
44] 147 1958 MVIC C 4137 441 3600 33 000 
44] 147 1958 MVIC C 4137 441 3600 33 000 
441 147 1958 MVIC C 4137 441 3600 33 000 
SOM “ssiaeuS70 (BBE aC 8618 510 3600 105 000 

COMBUSTIBLE PRINCIPAL - CHARBON LIGNITE 
491 Lic NSO RARS Sc 5861 482 3600 66 000 
491 272 1960 PARS C 5861 482 3600 66 000 

COMBUSTIBLE PRINCIPAL - CHARBON LIGNITE 
288 32 1924  HOWD C 1724 288 3600 5 000 
288 32 1924  HOWD C 1724 288 3600 5 000 
288 32a g52- ) BBEAS JC 2758 399 3600 15 000 
288 32/4954 4 BBES4 C 2758 393 3600 25 000 
316 57 
399 7 
399 127 
316 57 

COMBUSTIBLE PRINCIPAL - CHARBON LIGNITE 

MANITOBA, TOTAL 

ATA § 1948 WM 1517 266 4053 1 000 
ital 9 
27) 27 

COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 


MAIN GENERATORS 


VAPEUR 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS 
ANNEE ET VOLTS 
FABRICANTS 

1940 = ELLI 550 
1953 BBC 550 
T3208) EE 13800 
137.05 SEE 13800 
1957. MVIC 13800 
1958 MVIC 13800 
1958 MVIC 13800 
1958 MVIC 13800 
1970 © BBC 13800 
1960 PARS 13800 
1960 PARS 13800 
1924  PARS 12500 
1924  PARS 12500 
1952. BBC 12600 
1954 BBC 12600 
1948 EE 600 


CAPACITY 
CAPACITE 


KW 


_ 


500 
2 500 


33 000 
33 000 
33 000 
33 000 
105 000 


237 000 


66 000 
66 000 


132 000 


3639 000 


5 000 


5 000 


15 000 
25 000 


50 000 


50 000 


445 800 


1 150 
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STEAM VAPEUR 
BOILERS PRIME MOVERS MAIN GENERATORS 
CHAUDIERES MOTEURS PRIMAIRES GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND STEAM YEAR AND YEAR AND 
MANUFACTURER KPA TEMP  MG/HR MANUFACTURER TYPE THROTTLE § RPM CAPACITY MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VAPEUR ANNEE ET TYPE SOUPAPE T/MN CAPACITE ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS KPA TEMP  MG/HR FABRICANTS FABRICANTS 
c KPA c KW KW 
HUDSON BAY MINING & SMELTING CO LTD 
FLIN FLON 1951 BW 3103 999 21 1967 GEC 2758 3853600 6000 1951 GE 6900 6 000 
1951 BW 3103 399 21 1976 AC C 2758 389 3600 15000 1376 AC 6300 15 000 
LATITUDE 54 46 1867. BWGM 1379 2324 
LONGITUDE 101 53 1974 BW 3103 382 33 
1974 BW 3103 382 45 
PRINCIPAL FUEL - WASTE HEAT COMBUSTIBLE PRINCIPAL - RECUPERATION THERMIQUE 21 000 
21 000 
PPG INDUSTRIES CANADA LTD 
BELLE PLAIN 1964  BWGM 2930 316 168 1964 CGE 8B 2765 316 3600 7500 (19647 °CGE!” ‘13s000" “7500 
1864  BWGM 2930 316 168 1964 CGE B 2765 316 3600 7500 1964 CGE 13800 7 500 
LATITUDE 1969 BW 2330 316 168 1981 CGE B 2765 #316 3600 20000 1981 CGE 13800 20 000 
LONGITUDE 
PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 35 000 
35 000 
PRINCE ALBERT PULP CO LTD 
PRINCE ALBERT 1968 BW 4137 399 181 1968 SLAV B 4137 399 3600 22 312 1868 ASEA 13800 22 312 
1968 BW 4137 339 162 
LATITUDE 53 12 1970 BW 4137 3938. s«éBB 
LONGITUDE 105 51 1970 BW 4137 399 sg 
1975 BW 4137 39978 
PRINCIPAL FUEL - SPENT PULPING LIQUOR COMBUSTIBLE PRINCIPAL - LESSIVE DE PATE EPUISEE 22 312 
22 312 
SASKATCHEWAN POWER CORP 
AL COLE 1928 BW 2758 391 38 1929 PARS C 2758 381 3600 10 000 1828 PARS 13200 10 000 
1929 BW 2758 391 39 1947 PARS C 2758 427 3600 15.000 1947 PARS 13800 15 000 
LATITUDE 52 07 1939 BW 2758 427 64 1953 PARS C 2758 427 3600 25 000 1953 PARS 13800 25 000 
LONGITUDE 106 38 1950 BW 2758 427 82 1954 PARS C 2758 427 3600 25 000 1954 PARS 13800 25 000 
1954 BW 2758 427 102 1957  PARS C 5964 488 3600 33 000 1957 PARS 14400 30 000 
1955 FW 2861 427 136 
1957, Ce 5964 488 150 
PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 105 000 
BOUNDARY DAM 1959 BW 6033 491 272 1953 PARS C 6033 488 3600 66 000 1358 PARS 14400. 66 000 
1960 CE 6033 431. 272 1960 PARS C 6033 488 3600 66 000 1960 PARS 14400 66 000 
LATITUDE 49 08 1969 CE 13100 541 476 1969 CGE C 12411 538 3600 150 000 1969 CGE 16000 150 000 
LONGITUDE 102 59 1870 CE 13100 541 476 1970 CGE C 12411 538 3600 150 000 1970 CGE 16000 150 000 
1973. CE 13100 541 476 1973 HITA C 12411 538 3600 150 000 1873 HITA 15000 150 000 
1978 CE 13100 541 885 1978 HITA C 12411 538 3600 282 500 1878 HITA 18000 292 500 
PRINCIPAL FUEL - LIGNITE COAL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - CHARBON LIGNITE 874 500 
ESTEVAN 1948 CE 2896 360 36 1950 PARS C 2896 389 3600 15000 1950 PARS 13800 15 000 
1950 CE 2896 360 45 1853 PARS C 2896 389 3600 20000 1953 PARS 13800 20 000 
LATITUDE 49 08 1953 FW 2896 382 91 1957 MVIC C 2896 399 3600 30000 1857 MVIC 14400 30 000 
LONGITUDE 102 59 1957 FW 2896 382 102 
1957. FW 2896 382 102 
PRINCIPAL FUEL - LIGNITE COAL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - CHARBON LIGNITE 65 000 
POPLAR RIVER 1980 BW 13100 541 885 1980 HITA C 12411 538 3600 284 000 1980 HITA 18000 294 000 
deere cary 1983 CE 13100 540 885 1883 HITA C 12411 538 3800 297 800 1983 HITA 18000 297 800 


LONGITUDE 105 31 
PRINCIPAL FUEL - LIGNITE COAL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - CHARBON LIGNITE 5391 800 
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PRIME MOVERS 


MOTEURS PRIMAIRES 


STEAM 
BOILERS 
CHAUDIERES 
YEAR AND 
MANUFACTURER KPA 
ANNEE ET 
FABRICANTS KPA 
QUEEN ELIZABETH 1958 FW 6033 
1959 FW 6033 
LATITUDE 52,07 1972 ~=BW 83963 
LONGITUDE 106 38 
PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 
ALBERTA 
A E— C POWER LTD 
MILDRED LAKE 1977 BW 6550 
1977 = BW 6550 
LATITUDE 57 02 1977 —s BW 6550 
LONGITUDE 111 36 1978 BW 6550 
1978 BW 6550 
PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 
ALBERTA HOSPITAL-EDMONTON 
EDMONTON 1961 BW 1034 
1969 BW 3103 
LATITUDE 53 33 1977, TIW 3103 
LONGITUDE 113 28 
PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 
ALBERTA POWER LTD 
BATTLE RIVER usiele: tes 4309 
1964 CE 4309 
LATITUDE 52 35 1369) CE 1303) 
LONGITUDE 112 04 ison CERN 13031 
; TI8) CES 7.055 
PRINCIPAL FUEL - SUBBITUMINOUS COAL 
H R MILNER 1973 BW 8963 
LATITUDE 53 56 
LONGITUDE 118 30 


PRINCIPAL FUEL - CANADIAN BITUMINOUS COAL 


SHEERNESS 1986)" CEMe 17050 

LATITUDE 

LONGITUDE 

PRINCIPAL FUEL - SUBBITUMINOUS COAL 

ALBERTA SUGAR CO 

TABER 1950 BWGM 2827 
1950 BWGM 2827 

LATITUDE 49 47 1960  BWGM 2827 

LONGITUDE 112 08 


PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 


STEAM YEAR AND 
TEMP MG/HR MANUFACTURER TYPE THROTTLE RPM CAPACITY 
VAPEUR ANNEE ET TYPE SOUPAPE T/MN CAPACITE 
TEMP  MG/HR FABRICANTS 
Cc KPA C KW 
491 Zz) 1958) BBE Cc 6033 488 3600 66 000 
491 Zc 059 ee ee C 6033 488 3600 66 000 
516 386 1972 HITA C 8618 510 3600 100 000 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 
SASKATCHEWAN, TOTAL 
510s 340) 1978) CCE. B 6205 496 3600 50 000 
510) 17340 5 19:78)'* 9 CGE se” B 6205 496 3600 50 000 
510 9340 1978 CGE B 6205 496 3600 50 000 
510 340 1978 CGE C 6205 496 3600 60 000 
510 340 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 
186 14 1970 WYSS P. 2827 348 1200 2 500 
357 23 
371 23 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 
41 1956 BBC C 4137 441 3600 30 000 
44} 41964 SBBEr eC 4137 441 3600 32 000 
541 cy VEE els C 12411 541 38 150 000 
541 SSP 19/75) GE Gre t24in 538 3600 154 036 
541 228 1981 HITA C 16200 538 3600 375 000 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - CHARBON SOUSBITUMINEUX 
513 78 #1973 HITA C 8618 510 3600 150 000 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - CHARBON BITUMINEUX CANADIEN 
541 242 1986 HITA 40 16300 538 3600 381 160 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - CHARBON SOUSBITUMINEUX 
329 32Zie 1950) WEST B 2827 329 3600 2 500 
ae 2 1967 BBC 8B 2827 329 7500 5 000 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 


MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCI PAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER 
ANNEE ET 
FABRICANTS 
1958 BBC 
1959 EE 
1872 HITA 
1978 CGE 
1978 CGE 
1978 CGE 
1978 CGE 
1971 BBC 
1956 BBC 
1964 BBC 
1969" GE 
1SiZ5ar IGE 
1981 HITA 
1973 HITA 
1986 CE 
1950 WEST 
1967 BBC 


VOLTS 
VOLTS 


14400 
14400 
13800 


13800 
13800 
13800 
13800 


4160 


14400 
14400 
16000 
16000 
21000 


15000 


13000 


2300 
2300 


VAPEUR 


CAPACITY 
CAPACITE 
KW 

75 000 


66 000 
100 000 


241 000 
1 877 300 


1 956 762 


50 000 
50 000 
50 000 
60 000 


210 000 


210 000 


2 500 


2 500 

2 500 
30 000 
30 006 
150 000 
154 000 
376 110 

740 110 


150 000 


150 000 


382 950 


382 950 


1 273 060 


2 000 
4 300 


6 300 


6 300 


STEAM 
BOILERS 
CHAUDIERES 
YEAR AND 


MANUFACTURER KPA 


ANNEE ET 
FABRICANTS 


ALTA PUBLIC WORKS SUPPLY & SERVICE 


CLARESHOLM 1960 FW 

1960 FW 
LATITUDE 51 02 11969) wash LW 
LONGITUDE 113 35 


PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 


ALTA PUBLIC WORKS SUPPLY & SERVICES 
LEGISLATURE BUILDING beer FW 


FW 
LATITUDE 53 33 1954 FW 
LONGITUDE 113 28 


PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 


MICHENER CENTRE SOUTH 1949 VKEL 
1953 FW 
LATITUDE S26 1957> EW 
LONGITUDE 113 48 1967 FW 
PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 
AMOCO CANADA PETROLEUM CO LTD 
EAST CROSSFIELD 1968 TIW 
1968 TIW 
LATITUDE 51 26 1968 TIW 
LONGITUDE 114 01 1968 TIW 
PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 
BUILDING PRODUCTS OF CAN LTD 
EDMONTON 1954 WWT 
1973 TIW 
LATITUDE 53 33 
LONGITUDE 113 28 


PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 


BUILDING SERVICES ALTA HOSPITAL 


PONOKA HOSPITAL PSO saw 

1951 FW 
LATITUDE 52 42 1954 oe FW. 
LONGITUDE 113 35 


PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 


CELANESE CANADA INC 


CLOVER BAR PLANT 13853) FW 
{953°° EW 
LATITUDE 53 34 13538) FW 
LONGITUDE 113 20 1953 FW 
1966 BW 


PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 


KPA 


—— 
NINA 
bb 
8 ot oe 


1379 
1379 
1379 


STEAM 
TEMP 

VAPEUR 
TEMP 


404 
192 
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PRIME MOVERS 
MOTEURS PRIMAIRES 


YEAR AND 
MG/HR MANUFACTURER TYPE THROTTLE 
ANNEE ET TYPE SOUPAPE 
MG/HR FABRICANTS 
KPA c 
5 1960 GE B 1207 192 
5 1972 WAUM D 
1 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 
141946 BM B 1276 192 
14.1953 SENG B 1276 192 
141959 BM B 1276 194 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 
2 1926 BM B 1103 186 
5 1930 BM  B 1103 186 
11. 1961 WEST B 1103 186 
16 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 
32 1968 B 414 152 
66 1968 B 414 152 
32 
66 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 
18 1954 CGE B © 4137 404 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 
141961 BBC B 1344 197 
14.1961 BBC B 1344 197 
141984 TE B 1344 197 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 
125 1953 WEST D 4137 9393 
125 1953 WEST D 4137 399 
125 1953 WEST D 4137 399 
125 
163 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 


RPM CAPACITY 
T/MN CAPACITE 


5500 
1800 


3650 
3650 


4300 


3750 
9750 
4750 


3600 
3600 
3600 


KW 


400 
125 


100 
400 


450 
450 


1 000 


600 
600 
Se) 


6 000 
6 000 
6 000 


VAPEUR 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1960 GE 2400 400 
1972 ~=TA 2400 25 
525 
525 
1953. LDM 2400 500 
ESP ~ et {Ef 2 2400 800 
1965 2 MP 2400 800 
2 100 
1926 CGE 2375 100 
1930 MP 2375 250 
1961 WEST 2375 400 
750 
2 850 
1970 EM 440 300 
1970 EM 440 300 
600 
600 
1954 CGE 440 TeZz6 
4s 
Vaizs 
1961 BBC 2300 600 
1961 BBC 2300 600 
1984 KATO 2300 515 
eS 
he TAN) 
1953. WEST 6900 6 600 
1953 WEST 6900 6 600 
1953 WEST 63900 6 600 
13 800 


STEAM 
BOILERS 
CHAUDIERES 


YEAR AND 
MANUFACTURER KPA 


ANNEE ET 
FABRICANTS KPA 


DOW CHEMICAL CANADA INC 
POWER PLANT 1967 FW 3103 


LATITUDE 5 
LONGITUDE 11 


ww 
—> 
ww 
= 
w 
~s 
> 
wo 
= 
aa 
=a 
nh 
> 


PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 


EDMONTON POWER 


CLOVER BAR IS7Ol S BWay 12414 

1973 BW 12411 
LATITUDE 53 39 1977 BW 12411 
LONGITUDE 113 20 UR YARIE tei aN 


PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 


ROSSDALE 32 BW 2758 
41 BW 2758 
LATITUDE 53 33 47 —s BW 2758 


LONGITUDE ihe ats 


PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 


FOOTHILLS HOSPITAL 


CALGARY 1361 FW 1724 

1961 FW 1724 
LATITUDE 51 03 1969 BW 3447 
LONGITUDE 114 05 1972 TIW 3447 


PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 


GULF CANADA RESOURCES INC 


RIMBEY 1960" CE 3103 
LSGi CE 3103 
LATITUDE 52 38 1961 CE 3103 
LONGITUDE 114 14 1963 BW 3103 
PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 
MEDICINE HAT CITY OF 
MEDICINE HAT 1953 EW 3447 
1953 FW 3447 
LATITUDE 50 03 1974 TIW 4137 
LONGITUDE 110 40 1980 FW 23930 


PRINCIPAL FUEL - WASTE HEAT GT 


STEAM 
TEMP 
VAPEUR 
TEMP 


279 
alles 
279 
316 


YEAR AND 
MG/HR MANUFACTURER TYPE THROTTLE 
ANNEE ET 
MG/HR FABRICANTS 
29.1979  «<GE B 
Ob ditd) Ge B 
68 
227 
227 
COMBUSTIBLE 
499 1970 WYSS C 
499 1973 wWYSS C 
499 1977 HITA C 
4399 2197.9 Boba Se 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL 
61 1944 PARS C 
fo e949) SPARS» 
a Mele AANRS [6 
75, 1955 BBE c 
Sh’ 1960° BBG, 
150° 1963 PARS C 
239° «1966 #jPARS C 
299 
302 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL 
23. 1966 WEST B 
z23 1966, WEST B 
Bilaee oil SLAV B 
68 1980 SLAV B 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL 
45 1961 CWES B 
45 1961 CWES B 
45 1961 CWES B 
75 1963 CWES B 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL 
ich UES PINKS le 
79 #1943 «~PARS C 
(5) 1953) |RARS C 
136 1974 PARS C 
136 


PRIME MOVERS 
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MOTEURS PRIMAIRES 


TYPE SOUPAPE 


KPA 


5861 
5861 


399 
399 


PRINCIPAL - GAZ NATUREL 


12411 538 
12411 538 
12411 538 
12411 538 
~ GAZ NATUREL 
2586 399 
2586 339 
2586 399 
2586 3993 
5861 482 
5861 482 
5861 482 


~ GAZ NATUREL 


~- GAZ NATUREL 


- GAZ NATUREL 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - RECUPERATION 


RPM CAPACITY 
T/MN CAPACITE 


KW 


3600 18 372 
3600 18 372 


3600 165 000 
3600 165 000 
3600 165 000 
3600 165 000 


ul 
So 
io) 
Oo 
So 
Oo 
Oo 


3600 3 000 
3600 5 000 
3600 30 000 
3600 15 000 


THERMIQUE GT 


MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS 
ANNEE ET VOLTS 
FABRICANTS 

1970 OERL 16000 
1973 OERL 16000 
1977. HITA 16000 
1979 HITA 16000 
1944  PARS 13800 
1949 PARS 13800 
1953. PARS 13800 
1955 BBC 13800 
1960 BBC 14400 
1963 PARS 14400 
1966  PARS 14400 
1966 WEST 13200 
1966 WEST 13200 
1971 ASEA 13200 
1980 ASEA 13200 
1961 CWES 480 
1961 CWES 480 
1961 CWES 480 
1963  CWES 480 
1929  PARS 2300 
1349 PARS 13800 
1953. PARS 13900 
1974 PARS 13800 


VAPEUR 


CAPACITY 
CAPACITE 


KW 


330 000 


930 000 


1 000 
1 000 
6 000 
10 000 


18 000 


18 000 


1 000 
1 000 
1 000 
1 000 


4 000 
4 000 
3 000 
5 000 


30 000 
15 000 


53 000 


53 000 


STEAM 
BOILERS 
CHAUDIERES 
YEAR AND 
MANUFACTURER KPA 
ANNEE ET 
FABRICANTS KPA 
PROCTER & GAMBLE CELLULOSE LTD 
WAPITI RIVER 193) CE 6205 
1973 CE 6205 
LATITUDE 55 10 1973 FW 1207 
LONGITUDE 118 48 


PRINCIPAL FUEL - SPENT PULPING LIQUOR 


SHERRITT-GORDON MINES LTD 


FORT SASKATCHEWAN 1954 CE 6205 
1954 CE 6205 

LATITUDE 53 43 

LONGITUDE 113 13 

PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 

SOUTHERN ALTA INSTITUTE OF TECH 

POWER PLANT 1956 FW 1276 
1967 BW 1276 

LATITUDE 51 03 1967 BW 1276 

LONGITUDE 114 05 1975 BW 1276 

PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 

ST REGIS (ALBERTA) LTD 

HINTON LISivas EW 4137 
1957 FW 4137 

LATITUDE 5325 19575 CE 4137 

LONGITUDE 117 34 UR RAT (ele 4137 


PRINCIPAL FUEL - SPENT PULPING LIQUOR 


SUNCOR INC 
TAR ISLAND 1966 FW 5481 
1966 FW 5481 
LATITUDE 56 57 S67 ee FW 5481 
LONGITUDE ize 1969 FWP 2930 
TICS EWR 82930 
1369) EWP. 2930 
S80 "CE 5654 
PRINCIPAL FUEL - PETROLEUM COKE 
THE CANADIAN SALT CO LTD 
LINDBERGH 1948 FW 1551 
1948 FW 1551 
LATITUDE 53553 1971 FW 1551 
LONGITUDE 110 40 


PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 


STEAM YEAR AND 
TEMP MG/HR MANUFACTURER TYPE THROTTLE 


ANNEE 
MG/HR FABRICANTS 


VAPEUR 
TEMP 


C 


427 
427 
188 


339 
339 


eB weed sk eed, 
www 
—— -—2 € 


PRIME MOVERS 
MOTEURS PRIMAIRES 


263 1973 
204 


36 


COMBUSTIBLE 


68 
68 


1954 
1959 


COMBUSTIBLE 


COMBUSTIBLE 


i SIEM/ 


COMBUSTIBLE 


1966 


1967 


COMBUSTIBLE 


COMBUSTIBLE 


RPM CAPACITY 

ET TYPE SOUPAPE T/MN CAPACITE 
KPA C KW 

SLAV B 6205 427 3600 31 950 


PRINCIPAL - LESSIVE DE PATE EPUISEE 


BBC CE 6033 399 3600 3 000 

BBC CE 6033 393 3600 3 000 
PRINCIPAL - GAZ NATUREL 

BM B 1276 192 8000 600 


PRINCIPAL - GAZ NATUREL 


GE CD 4137 399 3600 21 960 


PRINCIPAL - LESSIVE DE PATE EPUISEE 


399 3600 32 500 
399 3600 32 500 


GE 
GE 


BE 
BE 


5481 
5481 


PRINCIPAL - COKE DE PETROLE 


360 
600 


203 6000 


1551 
CGE 8B 1551 203 4600 


PRINCIPAL - GAZ NATUREL 


VAPEUR 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCI PAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1973 SLAV 13800 31 950 
31 350 
31 950 
1954 BBC 4160 2 500 
1953 BBC 4160 2 500 
5 000 
5 000 
Ue dale 4150 600 
600 
600 
13957) GE 13800 21 3960 
21 9360 
21 360 
1967 GE 13800 32 500 
1967 §©GE 13800 32 500 
65 000 
65 000 
1958 BBC 2400 360 
1964 CGE 2400 600 
1 560 


STEAM 
BOILERS 
CHAUDIERES 
YEAR AND 
MANUFACTURER KPA 
ANNEE ET 
FABRICANTS KPA 
TRANSALTA UTILITIES CORP 
KEEPHILLS W383 CEs 17065 
USE! (oe 17065 
LATITUDE 53 30 
LONGITUDE 114 33 
PRINCIPAL FUEL - SUBBITUMINOUS COAL 
SUNDANCE 1370s CE 16892 
Side GE 16892 
LATITUDE 53 30 leas (83 17065 
LONGITUDE 114 33 Usi.  le 17065 
Sioa ce 17065 
Ie [ele 17065 
PRINCIPAL FUEL - SUBBITUMINOUS COAL 
WABAMUN 1956 BWGM 5861 
1958 BWGM 5861 
LATITUDE 53 33 1S 255 5CE 14473 
LONGITUDE 114 29 iS Gi eece 16892 
PRINCIPAL FUEL - SUBBITUMINOUS COAL 
WESTERN CO-OPERATIVE FERTILIZER LTD 
MEDICINE HAT 1956 BW 3103 
LATITUDE 50 03 
LONGITUDE 110 40 


PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 


BRITISH COLUMBIA - COLOMBIE-BRITANNIQUE 


B C FOREST PRODUCTS LTD 


COWICHAN 1930 VS 1462 
1368) CE 4826 

LATITUDE 48 53 

LONGITUDE 124 13 

PRINCIPAL FUEL - WOOD REFUSE 

CROFTON 19585 CE 4757 
1958 FW 4757 

LATITUDE 48 52 1958 FW 4757 

LONGITUDE 123 393 1964 CE 4757 
1964 FW 4757 
1975 BW 4757 
1978 FW 4757 

PRINCIPAL FUEL - HEAVY FUEL OIL 

MACKENZIE 1972 = BW 4137 
TSiZe CE 4137 

LATITUDE 55 20 

LONGITUDE 123 15 


PRINCIPAL FUEL - SPENT PULPING LIQUOR 
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PRIME MOVERS 
MOTEURS PRIMAIRES 


STEAM YEAR AND 
TEMP MG/HR MANUFACTURER TYPE THROTTLE 


RPM CAPACITY 
T/MN CAPACITE 


KW 


541 3600 403 200 
541 3600 403 200 


482 3600 66 000 
482 3600 66 000 
538 3600 150 000 
538 3600 300 000 


785 


38 000 


20 000 


VAPEUR ANNEE ET TYPE SOUPAPE 
TEMP MG/HR FABRICANTS 
C KPA C 
541 1156 1983 “RITA C 16203 
541 1156 1983 HITA C 16203 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - CHARBON SOUSBITUMINEUX 
541 930 1970 AEI C 16203 538 3600 
541 $30 1973 AEI C 16203 538 3600 
541 1173. 1976 _ACGE C 16203 538 3600 
547 1179 #1976 ACGE C 16203 538 3600 
54Te Vivseeis77 S ACCES © 9816203 538 3600 
Sate 1rd 1380 ACCE = CPs 16203 538 3600 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - CHARBON SOUSBITUMINEUX 
482 283 1956 MVIC C 5861 
482 283 1958 MVIC C 5861 
541 460 1962 AEI C- 12411 
541 33071967 AE L GC 6203 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - CHARBON SOUSBITUMINEUX 
329 jah Welk {El BC 3103 329 4987 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 
ALBERTA, TOTAL 
232 36771915 ~ AC Cc 1034 17 3600 
44) 36 1915 AC C 1379 17 3600 
1918 AC C 1379 17 3600 
1945 AC Cc 4137 441 3600 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DECHETS DE BOIS 
399 113 1981 HITA B 4137 3939 3600 
339 $1 
393 91 
399 113 
399 136 
399 127 
399 249 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - MAZOUT LOURD 
410 156 1973 WEST 4137 3398 3600 
410 181 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - LESSIVE DE PATE EPUISEE 


VAPEUR 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1983. HITA 18000 403 200 
1983. HITA 19000 403 200 
806 400 
130 EE 18500 300 000 
sissy Jel= 18500 300 000 
1376S EE 20000 400 000 
UNS. las 20000 400 000 
WENA Wels 20000 400 000 
1980 AEI 20000 400 000 
2 200 000 
1956 MVIC 13800 66 000 
1958 MVIC 13800 66 000 
1962 MVIC 16500 150 000 
1967 ACGE 18500 300 000 
582 000 
3 588 400 
1I56 GE 480 800 
800 
800 
6 298 745 
19157 FAC 480 750 
1915 AC 480 800 
1918 AC 480 2 000 
1866 AC 4160 5 000 
8 550 
1981 HITA 13800 38 000 
38 000 
1979 MITI 13800 20 000 
20 000 


STEAM 
BOILERS 
CHAUDIERES 
YEAR AND 
MANUFACTURER KPA 
ANNEE ET 
FABRICANTS KPA 
VICTORIA 1917 BW lrg 
1925 VUIW 1379 
LATITUDE 48 25 1929. VUIW 1276 
LONGITUDE W237 2Z 1932 BW 3103 
PRINCIPAL FUEL - WOOD REFUSE 
B C SUGAR 
VANCOUVER 1947 BWGM 3275 
1947 BWGM 3275 
LATITUDE 43 16 
LONGITUDE 123 07 
PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 
B C TIMBER 
CELGAR PULP MILL 1360, CE 4137 
1360 FW 4137 
LATITUDE 51 02 1963 BW 4137 
LONGITUDE 118 32 
PRINCIPAL FUEL - WOOD REFUSE 
WATSON ISLAND 1950 FW 4137 
1950 FW 4137 
LATITUDE 54 14 1966 BW 4137 
LONGITUDE 130 18 1366 BW 4137 


PRINCIPAL FUEL - SPENT PULPING LIQUOR 


BRITISH COLUMBIA HYDRO & POWER AUTH 


BURRARD 1962 
1963 
LATITUDE 49 17 1965 
LONGITUDE WZ255Z 1967 
1968 
1975 


PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 


CANADIAN FOREST PRODUCTS LTD 


PORT MELLON 1947 

1956 
LATITUDE 49 32 1962 
LONGITUDE <tr 4-) race 


12755 
12755 
12755 
Wereets) 
12755 
12755 


PRINCIPAL FUEL - SPENT PULPING LIQUOR 


CARIBOO PULP & PAPER CO 


QUESNEL 1972 
Use 

LATITUDE 5259 1981 

LONGITUDE ee 23 0) 


BW 
FW 
ZURN 


4137 
4137 
4137 


PRINCIPAL FUEL - SPENT PULPING LIQUOR 


STEAM 
TEMP 


VAPEUR 
TEMP 


343 
343 


288 
288 
288 
288 
288 


393 
399 
399 
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PRIME MOVERS 
MOTEURS PRIMAIRES 


YEAR AND 
MG/HR MANUFACTURER TYPE THROTTLE RPM CAPACITY 
ANNEE ET TYPE SOUPAPE T/MN CAPACITE 
MG/HR FABRICANTS 
KPA C 
tt 1340). GE C 1207 232 3600 3 
oe 1950 AC C 1207 232 3600 1 
27 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DECHETS DE BOIS 
265¢1947 » WEST. 8B 3275 343 3600 1 
Z2beei947 | WESite B 3275 343 3600 1 
i374. 5 (PB B 3275 343 1800 3 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 
114 13963 CGE C 4137 3939 3600 2 
123 
Jo 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DECHETS DE BOIS 
Tse (S5O™ WORT. BEN ees isi, 339 3600 7 
113) 1966" BBG BE 4137 3339 3600 37 
Z35) 
240 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - LESSIVE DE PATE EPUISEE 
476 1962 AEI °C 12411 538 3600 150 
476 1963 AEI C 12411 538 3600 150 
476 1965 AEI C 12411 538 3600 150 
476 1967 AEI C 12411 538 3600 150 
476 1968 ACGE C 12411 538 3600 150 
476 epis75) SEE C 12411 538 3600 162 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 
34 1928 WEST C 2758 288 3600 1 
35 1947 WEST BP 2758 288 3600 3 
100 
100 
100 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - LESSIVE DE PATE EPUISEE 
Por 1972 TOBA B 4137 399 3600 28 000 
113 


KW 


000 
500 


000 
000 


500 


500 
000 


500 
000 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - LESSIVE DE PATE EPUISEE 


VAPEUR 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1940 GE 4160 3 000 
1950 AC 600 1 500 
4 500 
71 050 
1947 WEST 2300 1 250 
1947 WEST 2300 1 250 
1974 GE 2300 3 000 
5 500 
5 500 
1963 CGE 2300 2 500 
2 500 
1950 EM 6900 7 500 
1966 BBC 13800 34 500 
42 000 
44 500 
1962 AEI 16500 150 000 
1396355 uAET 16500 150 000 
1965 AEI 16500 150 000 
1967 AEI 16500 150 000 
1968 ACGE 16500 150 000 
URIS) 1212 16500 162 500 
912 500 
912 500 
1928 WEST 2300 1 500 
1947 WEST 2300 3 000 
4 500 
4 500 
1372 TOBA 13800 28 000 
28 000 


28 000 


STEAM 
BOILERS 
CHAUDIERES 
YEAR AND 
MANUFACTURER KPA 
ANNEE ET 
FABRICANTS KPA 
CRESTBROOK PULP & PAPER LTD 
SKOOKUMCHUCK 1968 MITI 4137 
1968 MITI 4137 
LATITUDE 49 49 
LONGITUDE 115 44 
PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 
CROWN FOREST INDUSTRIES LTD 
CAMPBELL RIVER 1SS20e) CE 4137 
(95 2ee7 CE 4137 
LATITUDE 50 04 1963. BWGM 4137 
LONGITUDE 125 17 1966 BW 4137 
1979 BW 4137 
PRINCIPAL FUEL - WOOD REFUSE 
KELOWNA 1950 BW 1496 
1956 BWGM 1999 
LATITUDE 49 53 1963  BWGM 2758 
LONGITUDE 119 29 
PRINCIPAL FUEL - WOOD REFUSE 
EVANS PRODUCTS CO LTD 
GOLDEN 1966 BWGM 4826 
LATITUDE 51 18 
LONGITUDE 116 58 
PRINCIPAL FUEL - WOOD REFUSE 
MACMILLAN BLOEDEL LTD 
POWELL RIVER 1951 BW 4137 
1958 FW 4137 
LATITUDE 49 52 1964 BW 4137 
LONGITUDE 124 33 196 7a CE 6205 
1968 CE 6378 
PRINCIPAL FUEL - HEAVY FUEL OIL 
NORTHWOOD PULP & TIMBER LTD 
FRASER FLATS 1966 FW 4482 
1966" CE 4482 
LATITUDE 54 00 1968 WISC 4482 
LONGITUDE 123 00 Vein) tele 4482 
1981 CE 4482 


PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 


- $i - 


PRIME MOVERS 
MOTEURS PRIMAIRES 


STEAM YEAR AND 
TEMP MG/HR MANUFACTURER TYPE THROTTLE RPM CAPACITY 
VAPEUR ANNEE ET TYPE SOUPAPE T/MN CAPACITE 
TEMP MG/HR FABRICANTS 
c KPA C KW 
421 SHEVHIEGS G MITde 8 4137 421 3600 15 000 
421 113 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 
371 45 1964 WEST B 4137 371 5000 800 
371 ASE ps I6ome CGEsS B 4137 371-5500) 33-255 
ae A 138i eeWEST SBE m eas 371 3600 25 000 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DECHETS DE BOIS 


232 14.1954 4GE C 1034 260 3600 2 000 
213 23 «1961 AC C 2758 371 3600 3 500 
371 271963 GE C 1620 316 3600 1 000 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DECHETS DE BOIS 


393 36 1946 PARS C 2586 371 3600 7 500 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DECHETS DE BOIS 


427 S8eet351 BBGse BEVane 732 413 3000 12 500 
427 G8epi967 @ CGE BEtee6205 496 3600 36 000 
427 31 
496 181 
44) 171 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - MAZOUT LOURD 


399 204 1973 SLAV BE 4378 399 3600 28 800 
SOSe ee cevemuiaen SLAV BE 4378 393 3600 28 000 
385 45 
SIE] aval 
eRe | 7e}s 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 


MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER 
ANNEE ET 
FABRICANTS 
1968 MITI 
1964 CGE 
1365 CGE 
1981 MITI 
1954 GE 
1961 AC 
1963 GE 
1946  PARS 
1951 BBC 
1967 CGE 
1973. SLAV 
13981 SLAV 


VOLTS 
VOLTS 


13800 


250 
250 
13800 


4160 


6600 
13800 


VAPEUR 


CAPACITY 
CAPACITE 


KW 


15 000 


15 000 
15 000 
800 


3 255 
25 000 


230055 


2 000 
3 500 
1 000 


6 500 


355555 


7 500 


STEAM 


TAHSIS COMP 
GOLD RIVER 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL 


WELDWOOD OF 
FLAVELLE C 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL 


WESTCOAST T 
TAYLOR 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL 


WESTERN PUL 
PORT ALICE 
LATITUDE 
LONGITUDE 
PRINCIPAL 


WOODF IBRE 
LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL 


WEYERHAEUSE 
KAMLOOPS 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL 


BOILERS 
CHAUDIERES 
YEAR AND 
MANUFACTURER KPA 
ANNEE ET 
FABRICANTS KPA 
ANY LTD 
1967 = =FW 4137 
cia. (ee 4137 
47 41 
126 07 
FUEL - BIOMASS 
CANADA LTD 
EDAR DIV 1964 BWGM 4137 
49 17 
12255) 
FUEL - WOOD REFUSE 
RANSMISSION CO LTD 
1957 VUIW 2896 
1957 VUIW 2896 
56 10 1957 VUIW 28396 
120 41 1957 VUIW 2896 
FUEL - NATURAL GAS 
P LTD PARTNERSHIP 
iI49 CE 4137 
1d SZ 4137 
50 23 IEMA} “(ele 4137 
ZaRe ZeT/ 
FUEL - HEAVY FUEL OIL 
1961 BW 3861 
1965 BW 3861 
49 40 1966 BW 3861 
123 15 WEIS TIX 2068 
1981 ZURN 3861 
FUEL - HEAVY FUEL OIL 
R CANADA LTD 
196555 CE 4137 
1965 BW 4137 
50 40 1965 BW 4137 
120 19 1972 BW 4137 
USi2e SEW 4137 
1972 FW 4137 


FUEL - NATURAL GAS 


STEAM YEAR AND 
TEMP MG/HR MANUFACTURER TYPE THROTTLE 


ANNEE 
MG/HR FABRICANTS 


VA 
DE 


PEUR 
MP 
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PRIME MOVERS 
MOTEURS PRIMAIRES 


19665 


36 
81 1982 


1 
1 


COMBUSTIBLE 


COMBUSTIBLE 


wwe 
aM 
NNN 


COMBUSTIBLE 


1942 
1947 
1949 
1949 
1976 


COMBUSTIBLE 
1947 
1947 
1961 


COMBUSTIBLE 


1972 
1972 


COMBUSTIBLE 


Eli TYPE SOUPAPE 

KPA C 
PARS C 4138 400 3600 
SLAV B 4138 400 3600 


PRINCIPAL - BIO-MASSE 


204 3600 
385 3600 


1034 


CD 4137 


PRINCIPAL - DECHETS DE BOIS 


GE B 2758 288 5500 
GE CESe 2758 288 5500 
GE CER 27.58 288 5500 


PRINCIPAL - GAZ NATUREL 


AC C 1103 210 3600 
CGE CD 4137 385 3600 
EEE 8 4137 385 3600 
ELLIS B 4137 385 3600 
CGE B 4137 385 3600 


PRINCIPAL - MAZOUT LOURD 


ELLI B 3792 385 3600 
EEEIS B 3792 385 3600 
CGE C 37392 385 3600 


PRINCIPAL - MAZOUT LOURD 


399 
339 


3600 
3600 


SLAV B 
SLAV B 


> 
—aiok 
Ww 
NN 


PRINCIPAL - GAZ NATUREL 


BRITISH COLUMBIA - TOTAL 


CANADA, TOTAL 


1 
27 


NrePp 


wnr 


14 


RPM CAPACITY 
T/MN CAPACITE 


KW 


500 
364 


000 
500 


500 
500 
500 


000 
000 


- COLOMBIE-BRITANNIQUE 


VAPEUR 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1966 PARS 2300 1 500 
1982 SLAV 13800 27 364 
29 464 
23 464 
(31 SSeGE 480 3 000 
1941 GE 4160 3 500 
6 500 
6 500 
1957 +=GE 4160 2 500 
195i ts GE 4160 2 500 
bla (els 4160 2 500 
7 500 
7 500 
1942 AC 2300 3 200 
1947 CGE 2300 6 000 
19495 ELI 2300 3 500 
1949 ELLI 2300 3 500 
1976 CGE 13800 16 600 
32 800 
S94 7ESSELLT 4160 2 000 
1947 ~=ELLI 4160 2 000 
1961 © CGE 4160 3 000 
7 000 
33 800 
1972 SLAV 13800 27 000 
1972 SLAV 13800 £14 OCO 
41 000 
41 000 
1 351 669 
37 831 1933 


INTERNAL COMBUSTION 


COMBUSTION INTERNE 
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INTERNAL COMBUSTION COMBUSTION INTERNE 
PRIME MOVERS MAIN GENERATORS 
MOTEURS PRIMAIRES GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND YEAR AND 
MANUFACTURER TYPE CYCLE SUPERCHARGED CYLINDERS RPM CAPACITY MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET TYPE CYCLE SURALIMENTE CYLINDRES T/MN CAPACITE ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS FABRICANTS 

KW i KW 


NEWFOUNDLAND - TERRE-NEUVE 


IRON ORE COMPANY OF CANADA 


LABRADOR CITY 1962 GM D 2 YES 16 720 1 074 1362 GM 4160 1 000 

LATITUDE 

LONGITUDE 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 1 000 

MOBILE RAIL CAR 12 1956 GM D 2 YES 16 720 1 074 1356 GM 4160 1 000 

LATITUDE 

LONGITUDE 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 1 000 

MOBILE RAIL CAR 13 1962 GM D 2 YES 16 720 1 074 1962 GM 4160 1 000 

LATITUDE 52559 

LONGITUDE 66 52 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 1 000 
3 000 


NEWFOUNDLAND & LABRADOR HYDRO 


BLACK TICKLE 1978 CAT D 4 YES 6 1800 269 1978 BBC 600 250 
1978 CAT D 4 YES i) 1800 269 1978 BBC 600 250 
LATITUDE 53 26 1978 CAT D 4 YES 6 1200 399 1978 BBC 600 300 
LONGITUDE 55 45 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 800 
BURGEO 3:70) SEB D 4 YES 8 720 608 US HMOe u\ 4160 500 
19.0 SercB D 4 YES 8 720 508 Pe OS eA 4160 500 
LATITUDE 47 36 1970 ~=LB D 4 YES 16 720 1 074 1370 SA 4160 1 000 
LONGITUDE 57 34 1971 RPAX D 4 YES 8 720 1 074 WENA = LN 4160 1 000 
Use a) 8) D 2 YES 16 1800 325 LS7/ Cee LER 4160 320 
1981 CAT D 4 YES 16 1200 159 1981 BBC 4160 850 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 4 770 
CARTWRIGHT 1975 CAT D 4 YES 6 1200 339 1975 BBC 600 300 
1978 CAT D 4 YES 6 1200 399 1978 KATO 600 300 
LATITUDE 53 43 1978 CAT D 4 YES 6 1800 269 1978 TA 600 250 
LONGITUDE 57 00 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 850 
CHANGE ISLANDS 1973. DEUZ D 4 NO 8 1800 131 1873" TA 600 100 
1980 CAT D 4 YES 6 1200 Sad 1980 LSOM 600 300 
LATITUDE 49 40 1380 CAT D 4 YES 6 1200 339 1980 LSOM 600 300 
LONGITUDE 54 24 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 700 
CHARLOTTETOWN 1971 DEUZ D 4 NO 6 1800 ifs VEIT ays 600 60 
1975" CAT D 4 YES 6 1800 iter 1975 TA 600 136 
LATITUDE 52 40 1978 CAT D 4 YES Ls) 1800 172 1978 BBC 600 136 
LONGITUDE 56 10 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 332 
DAVIS INLET 1970 = CAT D 4 NO 6 1800 iS 1970 TA 600 60 
1975 CAT D 4 YES 6 1800 172 US75e TA 600 136 
LATITUDE 5950 1975 «CAT D 4 YES 6 1800 172 1975 TA 600 136 


LONGITUDE 60 50 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 332 


INTERNAL COMBUSTION 


FLOWERS COVE 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRIME MOVERS 


MOTEURS PRIMAIRES 


YEAR AND 
MANUFACTURER 


ANNEE ET 
FABRICANTS 


ah ts 
56 44 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


FOGO 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


FOX HARBOUR 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


FRANCOIS 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


GOOSE BAY NORTH 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


GRAND BRUIT 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


GREY RIVER 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


HARBOUR DEEP 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


HAWKES BAY 


LATITUDE 
LONGITUDE 


SS) SCAT 
1975 = CAT 
49 43 1975 CAT 
54 17 1975 CAT 
1975 CAT 
1985 CAT 
1980 CAT 
1980 CAT 
1980 CAT 
1974 CAT 
1978 CAT 
3218 1978 CAT 
55 48 1980 CAT 
1971 CUEN 
1980 CAT 
47 34 1980 CUEN 
56 44 
1952 MDE 
1952 MDE 
53 19 1952 MDE 
6O 24 1952 MDE 
1958 GM 
1968 GM 
1963 GM 
1974 GM 
1970 DEUZ 
1970 DEUZ 
47 41 1973 ~DEUZ 
58 14 
1970 = =©CAT 
1975) CAT; 
47 35 1975 CAT 
57 06 
1974 CAT 
1975 CAT 
50n22 1979 CAT 
Ey Sy 1980 CAT 
1971 GM 
1971 GM 
50 36 
57 10 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


PE 
mYPE 


{es os J os Jes fos fl om ff on jl eo jl ao] Los] oo fon J on] 


OoOu0 ou00 ODUD0O0C0C0ND o0o0U0 ou00o 


0000 


00 


CYCLE 
CYCLE 


Se 
< 
m 
wm 


COMBUSTIBLE 


Lah AL EP 
we 
m 
7) 


COMBUSTIBLE 


BS 
=e 
m 
wn 


COMBUSTIBLE 


4 YES 
4 YES 
4 YES 


COMBUSTIBLE 


NNN LS LS HS 
< 
m 
LZ2) 


COMBUSTIBLE 


COMBUSTIBLE 


4 NO 
4 YES 
6 YES 


COMBUSTIBLE 


prapp 
< 
m 
w 


COMBUSTIBLE 


2 NO 
2 NO 


COMBUSTIBLE 
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SUPERCHARGED 
SURALIMENTE 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


CYLINDERS 
CYLINDRES 


1 
1 
1 
1 


OMrNrN 


= DIESEL 


a4 
MDOMNMAHMONMMM 


— 


SUBLESEE 


Onmnmm 


= DIESEL 


oma 


= DIESEL 


NN— 
COOMmMMmMmcc 


20 
- DIESEL 


op > 


SOLES EL 


aomm 


= DIESEL 


fopKos opie) 


= DIESEL 


20 
20 


- DIESEL 


RPM 
T/MN 


CAPACITY 
CAPACITE 


Kw 


NNVn— 
f=.) 
co 
o 


a5 
172 


COMBUSTION INTERNE 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1970 TA 600 600 
1972 =A 500 600 
1973 TA 600 700 
UEDAS, UE 500 800 
2 700 
19/75; (GE 600 300 
1975 CANR 600 300 
1975 CANR 600 300 
1375 BBC 600 300 
W375 BBC 600 300 
1978 CANR 600 670 
1980 BBC 600 300 
1980 KATO 4160 850 
1980 KATO 4160 850 
4 170 
1974 TA 600 220 
1978 BBC 600 136 
1978 BBC 600 136 
1980 TA 600 75 
567 
1971 ONAN 600 100 
1980 BBC 600 175 
1980 ONAN 600 200 
475 
1352" =. GGE 4160 750 
1952 CGE 4160 750 
1952 CGE 4160 750 
1952, CGE 4160 750 
1958 GM 4160 1 000 
1968 GM 4160 2 500 
1969 GM 4160 2 600 
1974 GM 4160 2 600 
11 700 
1970 TA 600 40 
1970 TA 600 40 
1973 TA 600 60 
140 
1970 =TA 600 60 
1975 TA 600 136 
1975 TA 600 136 
332 
1974 TA 600 250 
1SSie eA 600 136 
1379 BBC 600 136 
1980 LSOM 600 136 
658 
1971 GM 4160 2 500 
1971 GM 4160 2 500 
5 000 


INTERNAL COMBUSTION 


PRIME MOVERS 


MOTEURS PRIMAIRES 


YEAR AN 
MANUFACTURER 


D 


ANNEE ET 
FABRICANTS 


HOPEDALE 1973 


LATITUDE 55 30 1978 
LONGITUDE 60 15 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


L'ANSE AU LOUP 1974 

1974 
LATITUDE 51 30 1976 
LONGITUDE 56 50 1984 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


LA POILE EPA) 
EIA 

LATITUDE 47 41 igi 

LONGITUDE 58 24 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


LITTLE BAY ISLANDS pour 
LATITUDE 49 39 elec} 
LONGITUDE 55 47 1380 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


MAIN BROOK 1370 

1974 
LATITUDE Silat 1980 
LONGITUDE 56 01 1985 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


MAKKOVIK 1974 
1978 

LATITUDE 55 05 1380 

LONGITUDE 2E} 1) 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


MARYS HARBOUR 1324 
LATITUDE 52 18 1975 
LONGITUDE 55550 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


MCCALLUM WENA 
LCS 

LATITUDE 47 37 1975 

LONGITUDE 56 14 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


MONKSTOWN 1320 
LATITUDE 47 34 1975 
LONGITUDE 54 26 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


MUD LAKE 1975 
1980 

LATITUDE 53 18 1380 

LONGITUDE 60 10 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


TYPE 
lives 


000 000 o00 o000 o000 0000 o00 Oo0D0D 000 


o00 
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CYCLE SUPERCHARGED 
CYCLE SURALIMENTE 
4 YES 

4 YES 

4 YES 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


Pah hb 
< 
m 
mn 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


4 NO 
4 NO 
4 NO 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


Phar 
~< 
m 
wo 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


bhp 
~< 
m 
wn 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


4 YES 
4 MES 
4 YES 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


4 YES 
4 YES 
4 YES 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


4 YES 
4 YES 
4 NO 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


4 NO 
4 NO 
4 NO 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


4 NO 
4 YES 
4 YES 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


CYLINDERS 
CYLINDRES 


formes nes) 


S ODESEL 


| DLESEL 


oOomnp 


Se ULESEL 


LesReszes kop) 


= DIESEL 


-SDILESEE 


omg 


= DIESEL 


omg 


=SDLESEL 


Oonm 


= DLESEL 


->rhoO 


= DIESEL 


RPM 
T/MN 


CAPACITY 
CAPACITE 


KW 


(3) 
75 


COMBUSTION INTERNE 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 


VOLTS CAPACITE 


ANNEE ET 
FABRICANTS 
KW 

1875 BBC 600 182 
1980 CAT 600 200 
1984 LSOM 269 250 

632 
STA SA 4160 600 
1974 TA 4160 600 
1976 TA 4160 800 
1984 KATO 4160 1 100 

3 100 

1975 TA 600 40 
1S Sie A 600 60 
VAS ais 600 100 

200 
1970 =AC 208 100 
1975 MARA 208 100 
1973 ee BBE 600 300 
1980  LSOM 600 300 

800 
1970 TA 600 250 
1974 TA 600 250 
1980 LSOM 600 250 
1984 STAM 600 450 

1 200 

1974 CAT 600 250 
1978 TA 600 250 
1980 CAT 600 450 

950 
1974 GE 600 300 
NES, ar 600 250 
1975 TA 600 250 

800 
1975 TA 600 136 
ISS eA 600 136 
1975 TA 600 60 

332 
13970 TA 600 60 
1971 TA 600 40 
is7see 0A 600 60 

160 
S25 A 600 60 
1980 CAT 600 50 
1980 CAT 600 50 

160 


INTERNAL COMBUSTION 


PRIME MOVERS 
MOTEURS PRIMAIRES 


YEAR AND 

MANUFACTURER 

ANNEE ET 

FABRICANTS 
NAIN 1974 CAT 

1975 ODD 
LATITUDE 56 33 1375 CAT 
LONGITUDE 61 41 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


PARADISE RIVER Lei 
LATITUDE SS) 745) Sat 
LONGITUDE Sei? 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


PETIT FORTE ee 
LATITUDE 47 22 1380 
LONGITUDE 54 40 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


PETITES 1974 
1974 

LATITUDE 47 37 1975 

LONGITUDE 58 36 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


POND COVE 1978 
1980 

LATITUDE 50 07 1981 

LONGITUDE 56 50 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


PORT HOPE SIMPSON reek 
LATITUDE 52 33 1975 
LONGITUDE 56 18 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


POSTVILLE 1973 

1973 
LATITUDE 54 54 1976 
LONGITUDE 59 46 1380 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


RAMEA 1970 
1970 
LATITUDE 47 31 STZ 
LONGITUDE 5ie25 1974 
1377 
1980 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


RENCONTRE EAST lara 
LATITUDE 47 37 1380 
LONGITUDE 55 14 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


RIGOLET 1974 

1974 
LATITUDE 54 12 1980 
LONGITUDE Se 445 1380 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


TYPE 
TYPE 


ou0n0D oOUD0O0N0 0000 o00 [an jl es Jl we } 000 ou00 000 000 


ovU00N0 
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CYCLE SUPERCHARGED 
CYCLE SURALIMENTE 

4 YES 

2 YES 

4 YES 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL 
4 NO 

4 NO 

4 NO 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL 
4 NO 

4 NO 

4 YES 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL 
4 NO 

4 NO 

4 NO 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL 
2 YES 

4 YES 

4 YES 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL 
6 YES 

°) YES 

4 YES 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL 
4 YES 

4 YES 

4 YES 

4 YES 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL 
4 YES 

4 YES 

4 YES 

4 YES 

4 YES 

4 YES 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL 
4 NO 

4 YES 

4 YES 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL 
4 YES 

4 NO 

4 YES 

4 YES 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


CYLINDERS 
CYLINDRES 


= DIESEL 


op, 


- DIESEL 


oOmm 


= DIESEL 


coco 


- DIESEL 


it 
Omm 


- DIESEL 


Omg 


SSD ES EL 


Se 


= DIESEL 


omomm oc 


= DIESEL 


fopmeop es 


= DIESEL 


oOmnna 


-SDIESEE 


RPM 
T/MN 


CAPACITY 
CAPACITE 


KW 


COMBUSTION INTERNE 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 


ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 

S74 eA 600 300 
1975 KOHL 600 350 
7S) eA 600 300 

350 
1971 TA 600 40 
1971 TA 600 40 
1971 TA 690 60 

140 
1971 TA 600 60 
1971 TA 600 60 
1980 BBC 600 136 

256 
1974 TA 600 100 
1974 TA 600 100 
1975 TA 600 60 

260 
13785) ELRR 4160 $20 
1980 KATO 4160 850 
1981 BBC 4160 800 

2 570 

1974 TA 600 250 
1974 TA 600 250 
Weise Uns 600 136 

636 
1973. TA 208 75 
1973 TA 208 75 
1976 TA 208 75 
1980 TA 208 50 

275 
1970 TA 600 300 
13970 TA 600 300 
1972 =A 600 442 
1974. TA 4160 426 
SiC eA 4160 568 
1980 CGE 4160 1 000 

3 036 

1974 TA 600 60 
1380 BBC 600 136 
1980 BBC 600 136 

332 
1974 TA 600 250 
1974 TA 600 60 
1980 CAT 600 134 
1980 GE 600 250 

694 


INTERNAL COMBUSTION 


RODDICKTON 
LATITUDE 50 52 
LONGITUDE 56 08 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


SOUTH EAST BIGHT 
LATITUDE 47 23 
LONGITUDE 54 35 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


ST ANTHONY 
LATITUDE Sh eave 
LONGITUDE 55 35 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


ST BRENDANS 
LATITUDE 48 52 
LONGITUDE 53 40 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


WESTPORT 
LATITUDE 49 47 
LONGITUDE 56 40 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


WILLIAMS HARBOUR 
LATITUDE 57 53 
LONGITUDE 52526 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


PRIME MOVERS 


MOTEURS PRIMAIRES 


YEAR AND 
MANUFACTURER 
ANNEE ET 
FABRICANTS 
HERG ital 
Ub irAch) ES 
UB)Tds. |. (8)5) 
Sie REAL 
1981 CAT 
1974 DEUZ 
1974 DEUZ 
1974 DEUZ 
1973. RPAX 
1973. RPAX 
1973. RPAX 
1975 RPAX 
1980 RPAX 
1982 RPAX 
1970 =6©CAT 
1974 = CAT 
1974 CAT 
1970 =©CAT 
1974 CAT 
1980 CAT 
1980 =©CAT 
1975 CAT 
1975 CAT 
1980 DEUZ 


NEWFOUNDLAND LIGHT & POWER CO LTD 


AGUATHUNA 
LATITUDE 48 33 
LONGITUDE 58 46 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


MOBILE DIESEL PLANT 1 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


MOBILE DIESEL PLANT 2 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


1962 HOWD 
1973 CAT 
1976 CAT 


TYPE 
NPE 


ou0n0 000 oOvU000N 000 O000N0 


o00 


- 98 - 


CYCLE SUPERCHARGED 
CYCLE SURALIMENTE 

4 YES 

4 YES 

2 YES 

4 YES 

4 YES 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL 
4 NO 

4 NO 

4 NO 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL 
4 YES 

4 YES 

4 YES 

4 YES 

4 YES 

4 YES 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL 
4 NO 

4 YES 

4 YES 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL 
4 NO 

4 YES 

4 YES 

4 YES 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL 

4 YES 

4 YES 

4 NO 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL 
4 NO 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL 

4 YES 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL 

4 YES 


CYLINDERS 
CYLINDRES 


1 
1 
SORES EE 


NoOMMO cD 


oma 


=SDTESEE 


@ @ oo co CO CO 


i 
1 
-SDRESEL 


oma 


=) DIESEL 


fosnopResion) 


=) DIESEL 


ama 


- DIESEL 


- DIESEL 


16 


- DIESEL 


16 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 


RPM 
T/MN 


327 


1800 


1800 


CAPACITY 
CAPACITE 


Te ee 


231 


COMBUSTION INTERNE 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 


VOLTS CAPACITE 


ANNEE ET 
FABRICANTS 
Kw 
1975 =A 4160 1 000 
CI7SeITA 2400 560 
197 See KOHL 600 450 
1977 ~TA 4160 1 000 
1381 CAT 600 450 
3 460 
1974 TA 600 60 
1974 TA 600 60 
1974 TA 600 60 
180 
1973 8 TA 4160 1 000 
1973 TA 4160 1 000 
S73 eA 4160 1 000 
Si/SvA\ 4160 1 000 
1980 GEE 4160 2 000 
HSS2ee GEE 4160 2 000 
8 000 
elroy ay/\ 600 60 
1974 TA 600 250 
1974 TA 600 250 
560 
1970 TA 600 60 
1974 TA 600 250 
1980 TA 600 250 
1980 §=TA 600 250 
810 
is7S> TA 600 136 
1975 TA 600 136 
1980 TA 600 60 
332 
64 351 
1962 HOWD 2400 1 200 
1 200 
1973 CANR 600 700 
700 
1976 BBC 600 670 
670 


INTERNAL COMBUSTION 


PRIME MOVERS 
MOTEURS PRIMAIRES 


YEAR AND 


MANUFACTURER 


ANNEE ET 
FABRICANTS 


PALMQUIST 


LATITUDE 48 57 
LONGITUDE 54 34 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


1948 
1953 
1957 


PORT AUX BASQUES 1949. CAT 
1954 CAT 

LATITUDE 47 34 1957 CAT 

LONGITUDE 59 09 1957 CAT 
1964 CAT 
1964 CAT 
13963 GM 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL 

PORT UNION 1946 CAT 
1361 CAT 

LATITUDE 48 30 

LONGITUDE 53 05 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL 

SALT POND 1963 WORT 
1964 WORT 

LATITUDE 47 01 1964 WORT 

LONGITUDE Soli 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL 

ST JOHN'S 1953 NOBG 

LATITUDE 47 34 

LONGITUDE 52 43 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


PRINCE EDWARD ISLAND - ILE-DU-PRINCE-EDOUARD 


SUMMERSIDE TOWN OF 


SUMMERSIDE 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


46 24 
63 47 


NOVA SCOTIA - NOUVELLE-ECOSSE 


we ewe ee ee ew ew ew ew ee em eo ee we ee ee ee ee = 


TYPE 
TYPE 


000 


pen fas J oe I en J os I os J oo] 


o00 


O0D0D00000 


- 99 - 


CYCLE SUPERCHARGED CYLINDERS RPM CAPACITY 
CYCLE SURALIMENTE CYLINDRES T/MN CAPACITE 
KW 
2 YES 7 300 1 097 
2 YES 7 300 ) WEY 
2 YES 7 300 1 097 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 
4 YES 6 1200 283 
4 YES 12 1200 377 
4 YES 12 1200 37e 
4 NO 12 1200 257 
4 NO 12 1200 272 
4 YES 6 1200 283 
2 YES 20 300 2 686 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 
4 YES 12 1200 125 
4 YES 12 1200 559 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 
4 NO 6 327 559 
4 NO 6 327 559 
4 NO 6 327 559 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 
2 NO 8 225 2 671 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 
NEWFOUNDLAND - TOTAL - TERRE-NEUVE 
2 NO 4 300 224 
2 NO 5 300 280 
7 NO 5 300 280 
2 NO 7 300 601 
2 YES 10 720 1 194 
4 YES 12 450 2 417 
4 YES 12 450 Ze anit 
4 YES 3 600 4 431 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 


COMBUSTION INTERNE 


MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 


MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 


ANNEE ET 

FABRICANTS 

1948 GE 2300 
1353) GE 2300 
135,08 GE 2300 
1949 GE 2400 
1954 GE 2400 
pI5¢ GE 2400 
1957 GE 2400 
1964 GE 2400 
1964 4GE 2400 
1963 GM 4160 
1946 CAT 2400 
1961 CAT 2400 
1963 EM 4160 
1963 EM 4160 
1963 EM 4160 
1S 5CReeGE 6300 
1940 FM 2400 
1940 FM 2400 
1941 FM 2400 
1947 FM 2400 
1950 FM 4160 
1960 BREL 4160 
1963) BREL 4160 
1983 BREL 4160 


PRINCE EDWARD ISLAND - TOTAL - ILE-DU-PRINCE-EDOUARD 


VOLTS CAPACITE 


14 319 


81 670 


INTERNAL COMBUSTION 


PRIME MOVERS 
MOTEURS PRIMAIRES 


YEAR AND 


MANUFACTURER 


ANNEE ET 
FABRICANTS 


BOWATERS MERSEY PAPER CO LTD 


BROOKLYN 1962 
LATITUDE 44 03 
LONGITUDE 64 42 


DEW 


PRINCIPAL FUEL - LIGHT FUEL OIL 


NEW BRUNSWICK - NOUVEAU-BRUNSWICK 


MAINE-NEW BRUNSWICK ELEC POWER CO 


TINKER 1949 
LATITUDE 46 48 
LONGITUDE 67 43 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


NEW BRUNSWICK ELECTRIC POWER 
GRAND MANAN 1963 

1965 
LATITUDE 44 41 1967 
LONGITUDE 66 46 Ey 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


QUEBEC 


FER ET TITANE DU QUEBEC INC 


HAVRE ST PIERRE yaee 
LATITUDE 50) 15 1975 
LONGITUDE 63 36 He 


PRINCIPAL FUEL - LIGHT FUEL 


HYDRO QUEBEC 


AKULIVIK 198) 
13981 

LATITUDE 60 46 1984 

LONGITUDE Comt2 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


AUPALUK 1981 
1981 

LATITUDE S74 1984 

LONGITUDE 63 26 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


SL 


COMM 


CAT 
CAT 


TYPE 
nYPE 


o0000D 


ovuU0D00 


o00 


000 


= jifolor = 


CYLINDRES T/MN 


CYCLE SUPERCHARGED CYLINDERS RPM 
CYCLE SURALIMENTE 
4 YES 8 


600 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - MAZOUT LEGER 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 


4 YES 8 
a YES 6 
4 YES 8 
4 YES 3 
2 YES 16 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 


NEW BRUNSWICK - TOTAL - NOUVEAU-BRUNSWICK 


PANN 
< 
m 
nm 


1 
1 
1 
1 
1 


NNNOO 


360 


720 
720 
1800 
1800 
1800 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - MAZOUT LEGER 


4 YES 6 
4 YES 6 
4 NO 6 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 


4 YES 6 
4 YES 6 
4 YES 6 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 


CAPACITY 
CAPACITE 


KW 


597 


1 074 


COMBUSTION INTERNE 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 


VOLTS CAPACITE 


ANNEE ET 
FABRICANTS 
KW 
196ZeeeGeC 2200 600 
600 
600 
1949 GE 2400 1 000 
1 000 
1 000 
1963 HSBI 4160 700 
1965 HSBI 4160 530 
1967 HSBI 4160 712 
1963  HSBI 4160 896 
1974 KATO 4160 1 000 
3 838 
3 838 
4 838 
1963 GM 4160 1 000 
1963 GM 4160 1 000 
7 Seem CA 4160 500 
1975 «CAT 4160 500 
1373) *= BBC 600 350 
3 350 
3 350 
1981 BBC 600 175 
1981 BBC 600 175 
1984 LIMA 600 250 
600 
13981 BBC 600 150 
1981 BBC 600 150 
1984 LIMA 600 250 
550 


INTERNAL COMBUSTION 
PRIME MOVERS 


MOTEURS PRIMAIRES 


YEAR AND 
MANUFACTURER 
ANNEE ET 
FABRICANTS 
BLANC SABLON 1973 CAT 
1973 CAT 
LATITUDE Enh 745) 1974 CAT 
LONGITUDE S7e1Z 1977 CAT 
1980 CAT 
1980 CAT 
1981 CAT 
1984 CAT 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
ILE D’ENTREE 1974 CAT 
1975 CAT 
LATITUDE 47 17 1977 GM 
LONGITUDE 61 42 1979 CAT 
1973 GM 
1980 CAT 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
ILE-AUX-GRUES 1982 CAT 
1983 CAT 
LATITUDE 47 04 1984 CAT 


LONGITUDE 70 33 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


ILES-DE-LA-MADELEINE ee DEUZ 


968 DEUZ 
LATITUDE 47 22 1970 MA 
LONGITUDE 6 53 1971 MA 
1973 MA 
1974 MA 
1974 MLW 
1974 MLW 
1975 MLW 
1975 MLW 
1975 MLW 
13977 =MA 
1977 = MA 
1979 =GMT 
1979 GMT 
1980 GMT 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


INUKJUAK 1981 CAT 
1981 CAT 

LATITUDE Be) 27 1984 CAT 

LONGITUDE 78 06 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL 

IVUJIVIK 1985 GM 
1985 GM 

LATITUDE 62 24 1985 GM 

LONGITUDE ie 55 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL 

JOHAN-BEETZ 1967 GM 
1974 GM 

LATITUDE BO 17 1974 CAT 

LONGITUDE 62 48 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL 

KANGIQSUALUJJUAQ 1984 CAT 
1984 CAT 

LATITUDE 58 41 1984 CAT 


LONGITUDE 65557, 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


TYPE 
TYPE 


OUDVT0O000 


00MnDO 


000 


MNMMMNMODDVIONMMMMNMNW 


o00 oo00 ou0u0o 


o00 


=» ORS 


CYCLE SUPERCHARGED 
CYCLE SURALIMENTE 


PPP HLHLaP 
=e 
m 
n” 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


Poe pPpPLP 
< 
m 
i7e] 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


4 YES 
4 YES 
4 YES 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


BE Se SS ES SS 
~< 
m 
n” 


4 YES 
4 YES 
4 YES 


2 YES 
2 YES 
2 YES 


Snr 
< 
m 
n 


4 YES 
4 YES 
4 YES 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


CYLINDERS RPM 
CYLINDRES T/MN 


ee 
MMMMMOMaA 


= DIESEL 


pry 
oOomManga 


= DIESEL 


aan 
omnm 


- DIESEL 


ek ee a ee ea 
PhhonmnmmMMco mc MMO 


——s 


= DIESEL 


—_— 
NN Cc 


=) DIESEP 


yes 
NN@ 


- DIESEL 


= DIESEL 


ang 


- DIESEL 


CAPACITY 
CAPACITE 


NNN OONNNNDYWWWWAIP 


KW 


170 
234 


ww — 
—_— 
cow 


COMBUSTION INTERNE 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
Usi7set TA 4160 800 
1973 KATO 4160 800 
1974 TA 4160 800 
cS //i7als 4160 800 
1980 BBC 4160 800 
1980 BBC 4160 800 
1981 TA 4160 800 
1984 BBC 4160 800 
6 400 
1974 + GE 4160 175 
1975 CWES 600 115 
1377 ~=BBC 600 200 
139739 GE 600 400 
1379R8 STEN 600 500 
1980 WEST 4160 350 
1 740 
1982 BBC 600 9300 
1982 BBC 600 800 
1984 BBC 600 400 
2 100 
1968 SS 4160 2 270 
1968 Ss 4160 ZEZUO 
HIZORS SS 4160 3 072 
1371 SS 4160 3 072 
1373s SS 4160 3 072 
13974= S$ 4160 3 072 
1974 CANR 4160 2 035 
1974  CANR 4160 2 035 
1975  CANR 4160 2 035 
1975  CANR 4160 2 035 
1975  CANR 4160 2 035 
37 Ss 4160 5 968 
1977. S$ 4160 5 968 
1S7Seeros 4160 6 800 
USES) SS 4160 6 800 
1980 SL 4160 6 800 
59 3393 
1981 LIST 600 400 
1981 BBC 600 600 
1984 LIMA 600 600 
1 600 
19855 L$ 4160 175 
URIEIS) ESS 4160 400 
T3850 ES 4160 400 
sv 
1967 TA 4160 155 
1974 TA 4160 250 
1974 TA 4160 200 
605 
1984 CAT 600 130 
1984 BBC 600 250 
1984 BBC 600 250 
630 


INTERNAL COMBUSTION 


KANGIQSUJUAQ 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRIME MOVERS 


MOTEURS PRIMAIRES 


YEAR AND 
MANUFACTURER 


ANNEE ET 
FABRICANTS 


61 36 
71 58 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


KANGIRSUK 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


KUUJJUAQ 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


LA ROMAINE 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


LA TABATIERE 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


NATASHQUAN 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


PARENT 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


PORT MENIER 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


POSTE-DE-LA-BALEINE 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


POVUNGNITUK 


LATITUDE 
LONGITUDE 


1981 GM 
1981 CAT 
60 01 1984 CAT 
70 02 
1975 CAT 
1978 CAT 
58 06 1980 CAT 
68 24 
1979 =CAT 
1979 =CAT 
50 13 1982 CAT 
60 41 1985 CAT 
USio eee CAT 
1978 CAT 
50 50 1978 CAT 
58 58 1980 CAT 
1980 8 CAT 
1882 ~=CAT 
1969 CAT 
1971 CAT 
50 12 1973 CAT 
61 50 
1970 = CAT 
1977 CAT 
47 55 1980 CAT 
74 37 1983 CAT 
1983 CAT 
1983 CAT 
49 41 1984 CAT 
64 21 
1973 CAT 
1974 © CAT 
DOMME 1978 CAT 
77 45 
1981 CAT 
19850" CAT 
60 02 1985 CAT 
TAP ae 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


TYPE 
TYPE 


on I ws I os ou00 o000 o00 O00D000D 0000 o00 ou00 oo00 


000 


CYCLE SUPERCHARGED CYLINDERS 
CYCLE SURALIMENTE CYLINDRES 
4 YES 6 

4 YES 6 

4 YES 8 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 
4 YES 6 

4 YES 6 

4 YES 6 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 
4 YES 16 

4 YES 16 

4 YES 16 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 

4 YES 12 

4 YES 12 

4 YES 16 

4 YES 12 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 
4 YES 16 

4 YES 16 

4 YES 16 

4 YES 16 

4 YES 16 

4 YES 16 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 

4 YES 1% 

4 NO 16 

4 NO 16 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 

4 YES 8 

4 YES 16 

4 YES 16 

4 YES 8 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 

4 YES 16 

4 YES 12 

4 YES 16 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 

4 YES 16 

4 YES 16 

4 YES 16 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 

4 YES 12 

4 YES 12 

4 YES 12 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 


= 10285 


RPM 
T/MN 


CAPACITY 
CAPACITE 


KW 


703 
CUeet 


COMBUSTION INTERNE 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 


ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1981 LSOM 600 210 
1981 BBC 600 210 
1982 BBC 600 400 
820 
1981 BBC 600 250 
1981 BBC 600 250 
1984 LIMA 600 250 
750 
19758) TA 4160 800 
1978 BBC 4160 800 
1980 BBC 4160 800 
2 400 
1979 -: BBC 4160 600 
Wey urs 4160 600 
1982 KATO 4160 800 
1985 BBC 4160 800 
2 800 
19:75, BTA 4160 800 
1978 BBC 4160 800 
1978 ©) BBC 4160 800 
1980 BBC 4160 800 
1980 BBC 4160 800 
1982 COEL 4160 700 
4 700 
19639. TA 4160 500 
1971 KATO 4160 800 
1973 TA 4160 800 
2 100 
1970 =TA 2400 400 
US 74/ae BBBC 2400 800 
1980 BBC 2400 800 
1983 KATO 2400 400 
2 400 
1983 KATO 4160 800 
1983 KATO 4160 500 
1984 BBC 4160 800 
2 100 
1S:7338 BA 4160 800 
1974 TA 4160 800 
1978 BBC 4160 800 
2 400 
13981 BBC 600 600 
19853ee ES 4160 600 
138Spe7 CS 4160 600 


INTERNAL COMBUSTION 


PRIME MOVERS 
MOTEURS PRIMAIRES 


= OS 


YEAR AND 
MANUFACTURER = TYPE CYCLE SUPERCHARGED CYLINDERS 
ANNEE ET TYPE CYCLE SURALIMENTE CYLINDRES 
FABRICANTS 
QUAQTAQ 13981 CAT D 4 YES 6 
1981 CAT D 4 YES 8 
LATITUDE 61 02 1981 CAT D 4 YES 8 
LONGITUDE 69 37 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 
SAINT-AUGUSTIN 1970 = CAT D 4 YES 8 
9725) CAT 0) 4 YES 8 
LATITUDE Sais 1974 CAT D 4 YES 12 
LONGITUDE 58 39 1980 CAT D 4 YES 16 
1980 CAT D 4 YES 16 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 
SALLUIT 1982 CAT D 4 YES 8 
1983 CAT D 4 YES 8 
LATITUDE 62 13 1984 CAT D 4 YES 8 
LONGITUDE 75 39 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 
TASIUJAQ 1981 CAT D 4 YES 4 
1981 CAT D 4 YES 6 
LATITUDE 58 42 1981 CAT D 4 YES cs) 
LONGITUDE 63 56 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 
IRON ORE COMPANY OF CANADA 
MOBILE RAIL CAR 10 1956 GM D 2 YES 16 
LATITUDE 54 48 
LONGITUDE 66 49 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 
MOBILE RAIL CAR 11 1956 GM D 2 YES 16 
LATITUDE 54 48 
LONGITUDE 66 49 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 
PRODUITS FORESTIERS MACLAREN INC 
DIVISION MINES GASPE 1953. EM D Z NO 10 
1954 FM D 2 NO 10 
LATITUDE 48 58 1981 CAT D 4 YES 16 
LONGITUDE 65 31 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 


QUEBEC, TOTAL 


RPM 
T/MN 


720 


720 


CAPACITY 
CAPACITE 


KW 


2 
2 


01 
01 


1 074 


1 074 


COMBUSTION INTERNE 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
VOLTS CAPACITE 


ANNEE ET 
FABRICANTS 
KW 
13981 BBC 600 135 
1981 BBC 600 265 
1982 LIMA 600 265 
665 
1970 COEL 4160 400 
US2ey TA 4160 400 
1974 TA 4160 500 
1980 BBC 4160 800 
1980 BBC 4160 800 
3 000 
1982 BBC 600 400 
i983) ES 600 400 
1984 LIMA 600 400 
1 200 
1981 CAT 600 30 
1381 BBC 600 175 
1981 BBC 600 aS 
440 
102 114 
1956 GM 4160 1 000 
1 000 
1956 GM 4160 1 000 
1 000 
2 000 
1953 CWES 2400 1 000 
1954 + GE 2400 1 000 
1981 BBC 2400 300 
2 300 
2 3900 
110 364 


INTERNAL COMBUSTION 


ONTARIO 


GANANOQUE LIGHT & POWER 


STATION 6 


LATITUDE 
LONGITUDE 


44 20 
76 10 


PRIME MOVERS 


MOTEURS PRIMAIRES 


YEAR AND 
MANUFACTURER 
ANNEE ET 
FABRICANTS 
LTD 

19539  MBD 
1959  MBD 
1967  NOBG 
1967 CB 
1978 CAT 


PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 


ORILLIA WATER LIGHT & POWER COMM 


ORILLIA 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL 


44 37 
Use 7455 


FUEL - DIESEL 


1947 FM 
1948 FM 


PEMBROKE HYDRO ELECTRIC COMM 


PEMBROKE 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL 


MANITOBA 


45 49 
77 07 


FUEL - DIESEL 


1929" \BESS 
1943 GM 


HUDSON BAY MINING & SMELTING CO LTD 


SNOW LAKE 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL 


54 53 
100 02 


FUEL - DIESEL 


SPRUCE POINT 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL 


54 35 
100 25 


FUELS DIESEL 


MANITOBA HYDRO 


BROCHET 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL 


Si 58 
101 40 


FUEES-S0TESE 


1980  CANR 
1980 GM 
1980 GM 


198088 EE 
19808) EE 
1I8ORF EE 
UtReh lel 


1973 =CAT 
1974 CAT 
1976 CAT 


mY.PE 
TYPE 


OoO0000 


o00 


0000 


000 


= 1040= 


CYCLE SUPERCHARGED CYLINDERS RPM 
CYCLE SURALIMENTE CYLINDRES T/MN 
4 YES 8 450 
4 YES 8 450 
4 NES 8 327 
4 YES 8 327 
4 YES 12 1200 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 

iz YES 10 720 
2 YES 10 720 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 

2 YES 6 200 
2 YES 12 720 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 

ONTARIO, TOTAL 

4 YES 6 300 
4 YES 6 1800 
4 YES 6 1800 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 

4 YES 6 9300 
4 YES 6 300 
4 YES 6 300 
4 YES 6 300 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 

4 YES 6 1800 
4 YES 6 1800 
4 YES 6 1200 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 


CAPACITY 
CAPACITE 


KW 


816 


—— 0. 
——© 
NrNul 


628 
645 
985 
985 


163 
163 
280 


MAIN GENERATORS 


GENERATEURS PRINCIPAUX 


COMBUSTION INTERNE 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
VOLTS CAPACITE 


ANNEE ET 
FABRICANTS 
1959" JSREL 
ISSIeee BREE 
1967 WEST 
1S67e) EE 
1978 GE 
1947 EM 
1948 FM 
1929. WEST 
1949. AC 
1980 CANR 
1980 BBC 
1980 —&M 
1980 TA 
1980 TA 
1980 =6TA 
1983 TA 
S73 AN 
1974 TA 
1876 CAT 


2300 
2300 


2500 
2500 


600 
600 


KW 


1 610 


3 516 


INTERNAL COMBUSTION 


PRIME MOVERS 


MOTEURS PRIMAIRES 


YEAR AND 
MANUFACTURER 
ANNEE ET 
FABRICANTS 

FORT CHURCHILL 1953 FM 
1959 FM 

LATITUDE 58 45 1961 GM 

LONGITUDE 34 10 1962 GM 
1963 FM 
1971 GM 
1971 GM 
1974 MRBL 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL 

GARDEN HILL 1970 CAT 
1974 CAT 

LATITUDE 53 50 1979 CAT 

LONGITUDE 94 40 1979 CAT 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL 

GOD'S LAKE NARROWS 1972 CAT 
1972 CAT 

LATITUDE 54 32 1980 CAT 

LONGITUDE 94 25 1982 DD 
1984 ODD 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL 

GOD'S RIVER 19739 CAT 
1979 CAT 

LATITUDE 54 50 

LONGITUDE 94 04 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL 

LAC BROCHET 1981 CAT 
1981 CAT 

LATITUDE 58 40 1981 CAT 

LONGITUDE 101 40 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL 

LITTLE GRAND RAPIDS 1976 CAT 
1976 CAT 

LATITUDE 52 02 1384 ODD 

LONGITUDE 35 30 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL 

OXFORD HOUSE 1974 CAT 
1974 CAT 

LATITUDE 54 57 1976 CAT 

LONGITUDE 35 16 1980 CAT 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL 

PAUINGASSI 1976 CAT 
1376 CAT 

LATITUDE 529 110 1979 CAT 

LONGITUDE 95 30 1979 CAT 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL 

PIKWITONEI 1974 CAT 
1974 CAT 

LATITUDE 55 36 

LONGITUDE SO 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL 

POPLAR RIVER 1972 CAT 
1976 CAT 

LATITUDE 53) 05 1977 CAT 

LONGITUDE 37 18 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


in-PE 
VRE 


Sic o0n0 ou o0U000 0000 OvUD00000 


ou00DN0D o000 


00 


ouU0 


CYCLE 
CYCLE 


SNNMMAANP 
~< 
m 
wn 


COMBUSTIBLE 


4 
4 
4 YES 
4 


COMBUSTIBLE 


NN fp Pp 
=< 
m 
nr 


COMBUSTIBLE 


4 YES 
4 YES 
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4 YES 
4 YES 
4 YES 
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COMBUSTIBLE 
4 YES 
4 YES 


COMBUSTIBLE 


COMBUSTIBLE 


SUPERCHARGED 
SURALIMENTE 
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PRINCIPAL - DIESEL 
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1 
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PRINCIPAL - DIESEL 
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PRINCIPAL - DIESEL 
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PRINCIPAL - DIESEL 


oma 


PRINCIPAL - DIESEL 


omm 


PRINCIPAL - DIESEL 


NOMa 


1 
PRINCIPAL - DIESEL 


Se 


PRINCIPAL - DIESEL 


om 


PRINCIPAL - DIESEL 


Omm 


PRINCIPAL - DIESEL 


CYLINDERS RPM 
CYLINDRES T/MN 


1800 
1200 
1800 


CAPACITY 
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163 
280 
163 


COMBUSTION INTERNE 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 


ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1953. FM 4160 1 140 
USIES) 9 Leh 4160 1 140 
1961 GE 2400 1 000 
1962 GM 2400 1 000 
1963 FM 4160 1 140 
1971 GM 4160 2 500 
Welen, GE 2400 1 000 
1974 BREL 4160 2 340 
11 260 
1970 TA 600 300 
1974 KATO 600 300 
1979 600 500 
13973 KATO 600 500 
1 600 
1972 ~TA 600 300 
1972 =A 600 300 
1980 TA 600 300 
1982 TA 600 350 
1984 TA 600 350 
1 600 
1979 =A 600 175 
1979 TA 600 175 
350 
1981 TA 600 175 
1981 TA 600 175 
1981 BBC 600 175 
525 
1976 TA 600 
1976 TA 600 74S) 
1984 EM 600 
525 
1974 KATO 600 300 
1974 KATO 600 300 
1976 TA 600 300 
1980 CGE 600 500 
1 400 
1976 TA 240 75 
1976 TA 240 75 
Delis) ws 240 75 
1979 TA 240 75 
300 
1976 TA 600 175 
1976 TA 600 175 
350 
1972 TA 600 175 
1976 TA 600 300 
1877. TA 600 175 
650 


INTERNAL COMBUSTION 


PRIME MOVERS 


MOTEURS PRIMAIRES 
YEAR AND 


MANUFACTURER 


ANNEE ET 
FABRICANTS 


RED SUCKER LAKE 1975 


LATITUDE 54 10 1976 
LONGITUDE 33 37, 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


SHAMATTAWA 1973 
1973 

LATITUDE EEMEYA 1983 

LONGITUDE 32,05 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


ST THERESA 1971 
1975 
LATITUDE 52) 50 1982 
LONGITUDE 34 46 1985 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
TADOULE LAKE 1982 
1982 
LATITUDE 58 40 1982 
LONGITUDE 398 22 1982 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
THE PAS 1954 
1958 
LATITUDE 53 50 1953 
LONGITUDE 101 15 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
THICKET PORTAGE isles 
1972 
LATITUDE 555 1976 
LONGITUDE 37 37 1976 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
WAASAGOMACH 1975 
1979 
LATITUDE 53755 1979 
LONGITUDE 94 50 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
SASKATCHEWAN 
NORTH SASK ELECTRIC LTD 
BRABANT LAKE i325 
1975 
LATITUDE 56 00 
LONGITUDE 103 43 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
CAMSELL PORTAGE 1370 
1370 
LATITUDE 5337 
LONGITUDE 109 15 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


CAT 
CAT 


CAT 
CAT 


TYRE CYCLE 
TYPE CYCLE 
D 4 
D 4 
D 4 


= 1OGms 


SUPERCHARGED CYLINDERS 
SURALIMENTE CYLINDRES 
YES 6 
YES 6 
YES 6 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 
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YES 6 
YES 6 
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COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 


oOu000 


4 
4 
4 
4 


YES 6 
YES 6 
YES 12 
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COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 
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YES 6 
YES 6 
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COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 
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YES 16 
YES 16 
YES 12 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 
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YES 4 
YES 4 
YES 4 
YES 4 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 
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COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 


00 
> 


MANITOBA, TOTAL 
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COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 


NO 
YES 
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COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 


RPM 
T/MN 


1800 
1800 


1800 
1800 


CAPACITY 
CAPACITE 


KW 


50 
75 


COMBUSTION INTERNE 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 


ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
197SEI TA 600 300 
1976 TA 600 175 
1976 TA 600 175 
650 
1973 TA 600 1 
1973. TA 600 175 
1983 TA 600 175 
525 
1971. TA 600 175 
1975 TA 600 300 
1982 CGE 600 500 
1985 CGE 600 500 
1 475 
1982 TA 600 175 
1982 TA 600 175 
1982 TA 600 125 
1982 TA 600 125 
600 
1954 GE 2400 1 000 
1958 GM 2400 1 000 
1959 BREL 2400 750 
2 750 
1972 EM 600 75 
1972 EM 600 75 
1976 EM 600 75 
1976 EM 600 75 
300 
1975 TA 600 300 
1979. TA 600 300 
1979 KATO 600 500 
1 100 
26 610 
30 745 
1969 TA 240 100 
1975 TA 240 100 
200 
1970 TA 240 50 
1970 TA 240 75 
125 


INTERNAL COMBUSTION 


PRIME MOVERS 


MOTEURS PRIMAIRES 
YEAR AND 


MANUFACTURER 


ANNEE E 


T 


FABRICANTS 


DESCHAMBEAULT 


LATITUDE 54 55 
LONGITUDE 103 22 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


FOND DU LAC 1976 
oan 

LATITUDE 53) 19 1978 

LONGITUDE 107 12 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


HALL LAKE 1983 
1983 

LATITUDE 55 20 

LONGITUDE 105 30 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


KINOOSAO 1Sikz 
1976 
LATITUDE 57005 
LONGITUDE 102 01 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
SOUTHEND 1975 
1978 
LATITUDE Sows 13979 
LONGITUDE 103 14 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


STONY RAPIDS taee 
LATITUDE S916 13981 
LONGITUDE 105 50 1981 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
WOLLASTON 1378 
13978 
LATITUDE 58 07 1981 
LONGITUDE 103 10 1981 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
PPG INDUSTRIES CANADA LTD 
RADIUM 1984 
LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - PLANT ON STAN 


CAT 
CAT 


CAT 
CAT 


DD 


DBY 


TYPE 
TYPE 
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CYCLE SUPERCHARGED CYLINDERS 
CYCLE SURALIMENTE CYLINDRES 
4 YES 6 
4 YES 6 
4 YES 8 
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COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 
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COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 
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COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 
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COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 


NO 12 


RPM 
T/MN 


1800 
1800 


1800 
1800 


1800 


CAPACITY 
CAPACITE 


KW 


50 
50 


(AS) 
100 


522 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - CENTRALE DE SOUTIEN 


SASKATCHEWAN, TOTAL 


COMBUSTION INTERNE 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
Wizz. A 240 150 
1978 BBC 240 250 
iSi7.S ss sBBG 240 250 
650 
sheds) 240 250 
1976 TA 240 250 
13977 ~=6BBC 240 300 
800 
1983 TA 240 50 
1983 TA 240 50 
100 
1970 =TA 240 75 
1976 TA 240 100 
175 
1975 TA 240 200 
1978 BBC 240 250 
1979 BBC 240 250 
700 
TSi76) TA 240 250 
1978 BBC 240 250 
1981 BBC 4160 600 
1981 BBC 4160 600 
1 700 
1978 TA 240 250 
1978 BBC 240 250 
1981 BBC 4160 600 
1981 BBC 4160 600 
1 700 
6 150 
1984 STAM 480 500 
500 
500 
6 650 


= TOS 
COMBUSTION INTERNE 
PRIME MOVERS MAIN GENERATORS 
R GENERATEURS PRINCI PAUX 


INTERNAL COMBUSTION 


MOTEURS PRIMAIRES 


YEAR AND YEAR AND 
MANUFACTURER TYPE CYCLE SUPERCHARGED CYLINDERS RPM CAPACITY MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET TYPE CYCLE SURALIMENTE CYLINDRES T/MN  CAPACITE ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS FABRICANTS 
KW KW 
ALBERTA 
ALBERTA POWER LTD 
ALGAR MICROWAVE 1977 DEUZ D 4 NO 4 43 57 1977 STAM 240 30 
LATITUDE 56 05 
LONGITUDE 111 51 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 30 
BERLAND MICROWAVE 1967 DEUZ D 4 NO 3 1800 25 1967 TA 240 20 
LATITUDE 53 39 
LONGITUDE 118 10 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 20 
BUFFALO CREEK 1867 WHIT S 4 YES 6 1200 514 1967 IE 4160 500 
1967 WHIT S 4 YES 6 1200 514 1967 IE 4160 500 
LATITUDE 56 30 1970 WHIT S 4 YES 16 900 1 344 1970 LPR 4160 1 250 
LONGITUDE 113 00 1970 WHIT S 4 YES 16 900 1 344 1970  ELPR 4160 1 250 
PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 3 500 
CHIPEWYAN LAKE 1984  VOLV D 4 YES 6 1800 118 1984 STAM 208 100 
1984 VOLV D 4 YES 6 1800 118 1984 STAM 208 100 
LATITUDE 56 56 
LONGITUDE 113 28 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 200 
CROW LAKE MICROWAVE 1977 DEUZ D 4 NO 4 1800 57 1977 STAM 240 30 
LATITUDE 55 51 
LONGITUDE 112 51 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 30 
ECONOMY MICROWAVE 1977 DEUZ D 4 NO 3 1800 30 1977 STAM 240 20 
LATITUDE 54 47 
LONGITUDE 118 13 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 20 
FLAT TOP MOUNTAIN 1971 DEUZ D 4 NO 2 1800 14 1971 TA 240 10 
1971  DEUZ D 4 NO 2 1800 14 1971 TA 240 10 
LATITUDE 55 09 
LONGITUDE 114 47 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 20 
FOGGY MOUNTAIN 1971 DEUZ D 4 NO 2 1800 14 1971 TA 240 10 
1871  DEUZ D 4 NO 2 1800 14 1971 TA 240 10 
LATITUDE 58 36 
LONGITUDE 114 04 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 20 
FORT CHIPEWYAN 1971 CAT D 4 YES 12 1200 530 1971. TA 2400 500 
1973 CAT D 4 YES 12 1200 600 1973. TA 2400 500 
LATITUDE 58 43 1974 CAT D 4 YES 16 1200 940 1974 TA 4160 800 
LONGITUDE 111 03 1984  MRBL D 4 YES 8 300 1147 1984  BREL 4160 1 085 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 2 885 


= 108% 


INTERNAL COMBUSTION COMBUSTION INTERNE 
PRIME MOVERS MAIN GENERATORS 
MOTEURS PRIMAIRES GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND YEAR AND 
MANUFACTURER = TYPE CYCLE SUPERCHARGED CYLINDERS RPM CAPACITY MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET TYPE CYCLE SURALIMENTE CYLINDRES T/MN  CAPACITE ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS FABRICANTS 
KW KW 
FORT MCMURRAY 1966 CB D 4 YES 8 327 1 280 TIGbiee EE 4160 1 200 
1966 CB D 2 YES 8 327 1 290 1966 EE 4160 1 200 
LATITUDE 56 46 1968 CB $ 4 YES 16 327 2 760 1I68eme EE 4160 2 500 
LONGITUDE 111 23 1369 CB D 4 YES 16 327 3 180 1969 9) EE 4160 3 000 
1974 FM D 4 YES 12 720 2 150 1974 FM 4160 2 070 
13974 GM $ 4 YES 16 300 Zae30) 1374 GM 4160 2 100 
PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 12 070 
FOX LAKE 1968 BM D 2 NO 12 1800 360 1968 EM 480 250 
Soe GAI D 4 YES 6 1800 140 1973. TA 480 150 
LATITUDE Ee 745 1984 VOLV D 4 YES 6 1800 360 1984 STAM 480 200 
LONGITUDE 114 33 1984 VOLV D 4 YES 6 1800 200 1984 STAM 480 200 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 800 
GARDEN CREEK 1983 VOLV D 4 YES 6 1800 We74 1983 LSOM 480 150 
1985 VOLV D 4 YES 4 1800 149 1985  LSOM 480 60 
LATITUDE 58 43 1985  VOLV D 4 YES 6 1800 149 1985  LSOM 480 150 
LONGITUDE 113 52 0 1985 LSOM 480 100 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 460 
GREGOIRE MICROWAVE Vt? DEUZ D 4 NO 4 1800 57 1977 STAM 240 30 
LATITUDE 56 19 
LONGITUDE 111 35 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 30 
INDIAN CABINS ISS ee DEUZ D 4 NO 6 1800 65 1975 STAM 208 50 
1375) DEUZ D 4 NO 6 1800 65 1975 STAM 208 50 
LATITUDE 59°53 
LONGITUDE i072 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 100 
JASPER 1953 CB $s 4 YES 16 327 3 180 1959 EE 4160 1 200 
1960 CB $ 4 YES 16 327 3 190 1960s EE 4160 3 000 
LATITUDE 52 53 1373 WAUM $ 4 YES 12 1200 1 120 1973. TA 4160 1 200 
LONGITUDE 118 05 1974 WAUM $ 4 YES 12 1200 1 Je 1974 TA 4160 1 200 
PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 6 600 
JEAN D'OR PRAIRIE 1383 VOLV D 4 YES 6 1800 172 1983 STAM 480 
1984 VOLV D 4 YES 6 1800 118 1984 LSOM 480 108 
LATITUDE 58 23 1984 VOLV D 4 YES 6 1800 186 1984  LSOM 480 
LONGITUDE 115 04 
PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 415 
MARTANNA LAKE 1971 CAT D 4 NO 6 1200 110 Aizen PE 2400 100 
1981 CAT S$ 4 NO 6 1800 125 1981 BBC 480 125 
LATITUDE 55 58 
LONGITUDE 112 00 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 225 
MAYTOWER MICROWAVE 1977 DEUZ D 4 NO 4 1800 57 1977 STAM 240 30 
LATITUDE 55 30 
LONGITUDE 112 21 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 30 
MUSKEG MICROWAVE 197i eeeDEUZ D 4 NO 3 1800 30 1977 STAM 240 20 
LATITUDE 54 00 


LONGITUDE 118 18 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 20 


INTERNAL COMBUSTION 


PANNY RIVER 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRIME MOVERS 


MOTEURS PRIMAIRES 


YEAR AND 
MANUFACTURER 


ANNEE ET 
FABRICANTS 


1975 GM 
CAT 
CAT 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


PEACE POINT 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


PEERLESS LAKE 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


SIMONETTE MICROWAVE 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


SKUNK LAKE 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


STEEN RIVER 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


STEEN RIVER TOWN 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


THICKWOOD HILLS 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


TROUT LAKE 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


AMOCO CANADA PETROLEUM CO LTD 


BIGSTONE 


LATITUDE 
LONGITUDE 


1961 CAT 
1970 CAT 
539 08 
Wiz 26 
1980 CAT 
1980 CAT 
56 40 
114 34 
1977 =DEUZ 
54 19 
118 21 
1972 CAT 
1972 CAT 
1981 DEUZ 
53735 
117 05 
S75 ee DEUZ 
1976 DEUZ 
59538 
an? 1 
ele ES 
VS3tt SeeeLSiT 
56 47 
Mii 52 
1980 CAT 
1980 CAT 
56 29 
114 35 
1967  WAUM 
1967 WAUM 
54 18 1967 WAUM 
Utz? als 13967  WAUM 


PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 
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CYCLE SUPERCHARGED 
CYCLE SURALIMENTE 

2 YES 

4 YES 

4 YES 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL 
4 YES 

4 YES 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL 
4 YES 

4 YES 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL 
4 NO 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL 
4 YES 

4 YES 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL 
4 NO 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL 
4 NO 

4 NO 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL 
4 NO 

4 NO 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL 
4 YES 

4 YES 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL 
4 NO 

4 NO 

4 NO 

4 NO 


CYLINDERS 
CYLINDRES 
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om 


= DIESEL 
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RPM 
T/MN 


1800 
1800 
1800 


1800 


1800 


1800 
1800 


1800 


1800 
1800 


1800 


1800 
1800 


1800 
1800 


1800 
1800 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 


CAPACITY 
CAPACITE 


KW 


50 
70 


30 


28 


65 
65 
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wo 


COMBUSTION INTERNE 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 


ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 

1975 TA 480 200 

1982 > BBC 480 125 

1982 BBC 480 125 
450 

1961 CAT 240 40 

13970 8 8©CAT 220 40 
80 

1980 BBC 480 150 

1980 BBC 480 150 
300 

1977 =STAM 240 20 
20 

1972 ~=TA 480 125 

1972 ~=TA 480 125 
250 

1981 STAM 220 20 
20 

1975 STAM 208 50 

1976 STAM 208 50 
100 

1977 STAM 240 12 

1977 STAM 240 12 
24 

1980 BBC 480 150 

1980 BBC 480 150 
300 
23mg 

1967 EM 480 400 

1967 &M 480 400 

1967 EM 480 400 

1967 EM 480 400 
1 600 


INTERNAL COMBUSTION 
PRIME MOVERS 
MOTEURS PRIMAIRES 


YEAR AND 
MANUFACTURER 
ANNEE ET 
FABRICANTS 
EAST CROSSFIELD 1968 WAUM $ 
1968 WAUM $ 
LATITUDE 51 26 
LONGITUDE 114 01 
PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 
FIR 1976 WAUM $ 
1976 WAUM iS 
LATITUDE 54 20 
LONGITUDE 117 10 
PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 
SOUTH WAPITI 1382 WAUM 3 
1982 WAUM $ 
LATITUDE 54 53 
LONGITUDE 119 12 
PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 
WHITECOURT 1958 WHIT $ 
1958 WHIT S 
LATITUDE 54 09 1962 CB $ 
LONGITUDE 115 41 1362 CB $ 
1962 CB S 
1965 CB $ 
1965 CB $ 
PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 
BUILDING SERVICES ALTA HOSPITAL 
PONOKA HOSPITAL 1872 WAUM D 
LATITUDE 52 42 
LONGITUDE 113 35 
PRINCIPAL FUEL - LIGHT FUEL OIL 
CALGARY CITY OF 
CALGARY 1967 GM D 
1967 GM D 
LATITUDE 5103 
LONGITUDE 114 05 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
SOUTHERN ALTA INSTITUTE OF TECH 
POWER PLANT 1867 WAUM $ 
LATITUDE 51 03 
LONGITUDE 114 05 


PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 


mYIBE 
TYRE 


Sy 


CYCLE SUPERCHARGED 
CYCLE SURALIMENTE 
4 NO 

4 NO 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


4 NO 
4 NO 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


4 NO 


4 NO 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


PPP HLHPHh 
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wn 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


CYLINDERS RPM 
CYLINDRES T/MN 


= = 


2 300 
2 300 


om 
Nr 
ie) 
oO 


- GAZ NATUREL 


1200 
1200 


am 


- GAZ NATUREL 


co 00 CO OO OOOO 
> 
ul 
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- GAZ NATUREL 


8 1800 


- MAZOUT LEGER 


20 900 
20 300 
- DIESEL 

12 1200 


- GAZ NATUREL 


COMBUSTION INTERNE 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCI PAUX 
EAR AND 


Y 
CAPACITY MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 


CAPACITE ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW KW 
477 1968 EM 480 400 
477 1968 EM 480 400 
800 
224 1976 KATO 480 175 
224 1976 KATO 480 175 
350 
576 1982 BBC 480 450 
576 1382 BBC 480 450 
300 
324 1SS8iey SE 480 300 
324 US Gamo 480 300 
1 082 TSG 2ee GE 480 800 
1 082 1962 GE 480 800 
1 082 1962 GE 480 800 
1 082 1965 GE 480 800 
1 082 13965) GE 480 800 
4 600 
8 250 
201 13972  CANR 2400 200 
200 
200 
2 984 1967 GM 2400 2 750 
2 984 1967 GM 2400 2 750 
5 500 
5 500 
504 1967 TA 4160 500 
500 


500 


INTERNAL COMBUSTION 


PRIME MOVERS 
MOTEURS PRIMAIRES 


YEAR AND 
MANUFACTURER 
ANNEE ET 
FABRICANTS 
ST REGIS (ALBERTA) LTD 
HINTON 1956 SCMK 
1956 GM 
LATITUDE 53 25 
LONGITUDE 117 34 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


BRITISH COLUMBIA - COLOMBIE-BRITANNIQUE 


B C PACKERS LTD 


NAMU 1962 
1962 
LATITUDE 51 49 1962 
LONGITUDE 2052 1962 
1963 
1963 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


BRITISH COLUMBIA HYDRO & POWER 


AH-SIN-HEEK 1962 

1962 
LATITUDE 52 22 1964 
LONGITUDE 126 46 eee 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


ANAHIM 1966 

1972 
LATITUDE 52 28 Eve 
LONGITUDE Zou. 1975 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


ATLIN 1974 

1974 
LATITUDE 53 34 1978 
LONGITUDE 133 42 he 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


BAMFIELD ELTA 

1975 
LATITUDE 48 50 1375 
LONGITUDE 125 08 1975 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


BELLA BELLA 1969 
1969 
LATITUDE 52 09 1970 
LONGITUDE 128 07 1970 
1976 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


AUTH 


TYPE 
TYPE 


oOoOU000 


o0000 00000 (5 jh = Js jl co} OU00N0D 


oOU0D0ND 


ba 


CYCLE SUPERCHARGED CYLINDERS 
CYCEE SURALIMENTE 

zZ NO 16 

2 NO 16 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 


ALBERTA, TOTAL 


2 NO 12 
iz NO 12 
2 NO 12 
2 NO 12 
Zz NO 12 
2 NO 174 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 


2 NO 16 
2 NO 16 
z NO 16 
4 YES 12 
4 YES 12 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 


4 YES MZ 
fi NO 12 
2 NO 12 
4 YES U4 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 


Zz YES 6 
2 YES 6 
4 MES 8 
4 WES 8 
4 YES 8 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 


4 WES 6 
4 YES 6 
4 YES 12 
4 YES 12 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 


4 YES 12 
4 YES 12 
4 YES 12 
4 YES Ns 
4 YES ee 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 


RPM 


CYLINDRES T/MN 


750 
720 


CAPACITY 
CAPACITE 


1 


— 


KW 


015 
932 


COMBUSTION INTERNE 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 


ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1956 EM 2400 1 100 
1956 WEST 2400 1 000 
2 100 
2 100 
45 569 
1962 ENEL 480 235 
1962 ENEL 480 235 
1962 ENEL 480 235 
1962 ENEL 480 235 
(363s) ENEL 480 235 
1963 ENEL 480 235 
1 410 
1 410 
1962 GM 2400 1 000 
1962 GM 2400 1 000 
1964 GM 2400 1 000 
1969 KATO 2400 600 
1963 KATO 2400 600 
4 200 
1966 KATO 2400 500 
1972 KATO 2400 250 
1972 KATO 2400 250 
1975 KATO 2400 600 
1 600 
1974 TA 2400 250 
1974 TA 2400 250 
1978 BBC 2400 400 
1978 BBC 2400 400 
1978 BBC 2400 400 
1 700 
1971 CAT 2400 250 
UREA LYS 2400 300 
1975 KATO 2400 600 
1975 KATO 2400 600 
1 750 
1969 KATO 2400 600 
1969 KATO 2400 600 
1970 KATO 2400 600 
1970 KATO 2400 600 
1976 KATO 2400 600 
3 000 


Shieh 
INTERNAL COMBUSTION COMBUSTION INTERNE 


PRIME MOVERS MAIN GENERATORS 
MOTEURS PRIMAIRES GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND YEAR AND 
MANUFACTURER = TYPE CYCLE SUPERCHARGED CYLINDERS RPM CAPACITY MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET TYPE CYCLE SURALIMENTE CYLINDRES T/MN CAPACITE ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS FABRICANTS 
KW KW 
BOSTON BAR 1951 VENG D 4 NO 8 720 170 1951 EE 460 150 
1951 VENG D 4 NO 8 720 170 1951 EE 460 150 
LATITUDE 49 52 1955 MB D 4 YES 12 1200 525 13555) GE 2400 500 
LONGITUDE 121 26 1956 MB D 4 YES 12 1200 525 i356 (GE 2400 500 
1960 GM D 2 NO 12 720 635 1960 CWES 2200 650 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 1 350 
DEASE LAKE 1963 CAT D 4 YES 12 1200 525 1963 KATO 2400 500 
1975 5) CAT D 4 YES 12 1200 679 1975 KATO 2400 600 
LATITUDE 58 27 1978 CAT D 4 NO 8 1200 370 19/78 COEL 2400 350 
LONGITUDE 130 02 1978 CAT D 4 YES 12 1200 525 1978 KATO 2400 500 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 1 950 
EDDONTENAJON 1966 CAT D 4 YES 12 1200 593 1966 KATO 2400 500 
1972 GM D 2 NO 12 1800 270 1972 KATO 2400 250 
LATITUDE 57 50 1972 GM D 2 NO 12 1200 270 1972 KATO 2400 250 
LONGITUDE 129 59 1975 GM D 2 NO 12 1200 170 1975 KATO 600 150 
1975 GM D 2 NO 12 1200 170 1975 KATO 600 350 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 1 500 
FORT NELSON U5i/en CB D 4 YES 16 327 3 140 1957 WEST 63900 3 000 
1957 CB D 4 YES 16 327 3 140 1957 WEST 6900 3 000 
LATITUDE 58 49 1960 CB D 4 YES 8 514 1 260 1960 CGE 2400 1 200 
LONGITUDE 122 33 1960 CB D 4 YES 6 450 630 1960 ELLI 2300 600 
1963 CAT D 4 YES 8 1200 370 1963 COEL 2400 350 
1974 CB $ 4 YES 16 327 3 140 1974 WEST 6900 3 000 
1978oe) CB $ 4 YES 16 327 3 140 1978 WEST 63900 3 000 
1378 CB $ 4 YES 16 327 3 140 1978 WEST 63900 3 000 
PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 17 150 
KITKATLA 1975 CAT D 4 YES 8 1200 425 1984 KATO 2400 400 
1984 CAT D 4 NO 6 1200 425 1984 EM 2400 150 
LATITUDE 53 45 1984 CAT D 4 YES 6 1200 330 1984 EC 2400 300 
LONGITUDE 130 30 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 850 
LYTTON 1954 VENG D 4 NO 8 600 ale! 1954 COEL 2300 100 
1958 CAT D 4 YES 12 1200 361 1958. COEL 2400 350 
LATITUDE 50 14 1959 CAT D 4 YES 12 1200 298 IER ale 480 280 
LONGITUDE 121 34 1966 CAT D 4 YES 12 1200 525 1966 KATO 2400 500 
1966 CAT D 4 YES az 1200 525 1966 KATO 2400 500 
1966 CAT D 4 YES 12 1200 525 1966 KATO 2400 500 
1966 CAT D 4 YES 12 1200 593 1966 KATO 2400 500 
1975 CAT D 4 YES 12 1800 525 1975 KATO 2400 500 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 3 230 
MASSET 1967 CAT D 4 YES 12 1200 630 1967 KATO 2400 600 
1974 + GM D 2 YES 20 300 2 686 1974 GM 2400 2 500 
LATITUDE 54 01 1978 ALKO D 4 YES 16 300 fe WAS 1978 BBC 2400 2 108 
LONGITUDE 132 07 1978 ALKO D 4 YES 16 300 Zits 1978 BBC 2400 2 108 
1978 ALKO D 4 YES 16 300 7a WN7h3) 1978 BBC 2400 2 108 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 3 424 
SANDSPIT 195286) CB D 4 YES 6 450 630 195208) GE 2400 600 
1952e5) CB D 4 YES 6 450 630 1OSZame GE 2400 600 
LATITUDE 53 14 1954 CB S 4 YES 8 514 1 050 195458, EE 2400 1 000 
LONGITUDE 131 50 1365ee8 CB D 4 YES 8 514 1 050 1965 GE 2400 1 000 
1966 CAT D 4 YES ge 1200 525 1966 COEL 2400 500 
19639" CAT D 4 YES 12 1200 630 1963. KATO 2400 600 
1969 CAT D 4 YES 12 1200 630 1969 KATO 2400 600 
13974 GM D 2 YES 20 300 2 680 1974 GM 2400 2 500 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 7 400 


INTERNAL COMBUSTION 


PRIME MOVERS 
MOTEURS PRIMAIRES 


YEAR AND 
MANUFACTURER 
ANNEE ET 
FABRICANTS 
STEWART 1964 GM 
1965 CAT 
LATITUDE 55556 1966 CAT 
LONGITUDE 129 59 1968 CAT 
1970 FM 
1975 GM 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


TATLA LAKE 1974 

1974 
LATITUDE 5 54 1975 
LONGITUDE 124 36 1975 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


TELEGRAPH CREEK ES 
LATITUDE bi 54 1972 
LONGITUDE 131 10 1972 

1964 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


CANADIAN FOREST PRODUCTS LTD 


ENGLEWOOD 1969 
1973 

LATITUDE 50 32 SHAS 

LONGITUDE 126 52 eee 
1 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


CASSIAR MINING CORP. 
CASSIAR RESOURCES DIV eos 
1971 


LATITUDE Boy: 1972 
LONGITUDE 123 48 13973 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


NORTHERN CANADA POWER COMM 


FIELD 1959 

1959 
LATITUDE 51 24 1960 
LONGITUDE 116 29 1969 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


TYPE 
YIPE 


ou000 OU0D0N00 


o0000 


OVUVTVOVCC0C0C000 00000 


ou0ng0 


- 114 - 


CYCLE SUPERCHARGED CYLINDERS RPM 
CYCLE SURALIMENTE CYLINDRES T/MN 


2 NO 16 
4 YES 8 
4 YES 12 
4 YES 12 
4 YES 10 
2 YES 20 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 


2 YES 6 
2 YES 6 
2 NO 12 
2 NO 12 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 


4 YES 6 
4 YES 6 
2 NO 12 
2 NO 12 
4 YES 8 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 


4 NO 6 
4 YES 12 
2 YES 12; 
4 YES 6 
4 YES 6 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 


PAP HPAAHLAAHPAAH 
< < 
m m 
wm [7 2) 
= 


< 
m 
i772) 
OnNwwwowwWwWWWWwUT 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 


4 NO 5 
4 NO 5 
4 NO 3 
4 YES 8 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 


—s 
RN 0107010101 01 01 0 on 


CO ae kt as Ss Sa es 
COfSPLHLbRAHLLHLO 


CAPACITY 
CAPACITE 


Se eS SSE a ae 


COMBUSTION INTERNE 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 


ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 

1964 GM 2400 1 000 
1964 COEL 2400 350 
1965 KATO 2400 500 
1965  COEL 2400 500 
1968 FM 2400 1 136 
1975 GM 2400 2 500 

5 986 
1974 TA 2400 250 
197400 TA 2400 250 
1975 KATO 600 150 
1975 KATO 600 150 

800 
1969 KATO 4160 150 
1969 KATO 4160 150 
1972 KATO 2400 250 
1972 KATO 2400 250 
1976 CLBR 2400 350 

1 150 

63 640 
1969 KATO 480 250 
1973 KATO 2300 600 
1975 CANR 2300 500 
1976 KATO 208 250 
1977 WORT 480 250 

1 850 

1 850 
1964 CGE 2400 975 
1971 BREL 2400 1 400 
1972 BREL 2400 1 400 
1973. BREL 2400 1 400 
1974  BREL 2400 1 400 
1975  BREL 2400 1 400 
1976 BREL 2400 1 400 
1978  BREL 2400 1 400 
1979  BREL 2400 1 400 
1979 BREL 2400 1 400 
1981 CANR 2400 600 
1985 IE 2400 1 500 

15 675 

15 675 
1959 TE 2400 150 
1959 TE 2400 150 
1960 CGE 2400 100 
1969 TA 2400 250 

650 


a 33 oe 
INTERNAL COMBUSTION COMBUSTION INTERNE 


PRIME MOVERS MAIN GENERATORS 
MOTEURS PRIMAIRES GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND YEAR AND 
MANUFACTURER TYPE CYCLE SUPERCHARGED CYLINDERS RPM CAPACITY MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET TYPE CYCLE SURALIMENTE CYLINDRES T/MN  CAPACITE ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS FABRICANTS 
KW KW 
PLACER DEVELOPMENT LTD 
ENDAKO MINES 1964 MDE D 4 YES 12 300 ih asi 1964" BREE 4160 1 250 
1964 GM D 2 YES 16 720 1 074 1964 ~=ELLI 4160 1 000 
LATITUDE 54 05 
LONGITUDE 125 02 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL Za ZoO 
2 250 
TECK CORPORATION LTD 
BEAVERDELL 1964 CAT D 4 YES 12 1200 395 1964 EM 480 300 
1974 CAT D 4 YES 12 1200 634 1974 KATO 4100 500 
LATITUDE 49 26 
LONGITUDE 113 05 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 800 
800 
WEST KOOTENAY POWER & LIGHT CO LTD 
MOBILE UNIT 1963 GM $s 2 YES 4 1600 194 1963 CGE 460 200 
LATITUDE 
LONGITUDE 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 200 
200 
WESTMIN RESOURCES LTD 
CAMPBELL RIVER 1970 GM D 2 NO 12 720 746 1970 GE 4160 750 
1970 GM D 2 NO 12 720 746 1970 GE 4160 750 
LATITUDE 49 35 1971 CAT D 4 YES 16 1200 370 1971 KATO 4160 800 
LONGITUDE 125 36 1972 CAT D 4 YES 16 1200 370 1972 KATO 4160 800 
1977 =GM D z NO 12 720 746 1977 ~=WEST 4160 750 
1980 CAT D 4 YES 16 1200 370 1980 KATO 4160 800 
1980 CAT D 4 YES 16 1200 970 1980 KATO 4160 800 
1980 CAT D 4 YES 16 1200 370 1980 KATO 4160 800 
1983 CAT D 4 YES 16 1200 370 1983 KATO 4160 800 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 7 050 
7 050 
BRITISH COLUMBIA - TOTAL - COLOMBIE-BRITANNIQUE J3po25 
YUKON 
NORTHERN CANADA POWER COMM 
DAWSON CITY 1971 CAT D 4 YES 12 1200 593 TS KATO 4160 500 
1971 CAT D 4 YES 12 1200 593 1971 KATO 4160 500 
LATITUDE 64 03 1975 CAT D 4 YES 16 1200 362 1975 TA 4160 720 
LONGITUDE 139, 25 1981 CAT D 4 YES 6 1200 298 198. A 4160 300 
1981 CAT D 4 YES 12 1200 593 1981 TA 4160 500 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 2 520 
FARO 1970 MDE D 4 YES 16 514 5 356 1970 BREL 6900 5 150 


LATITUDE 60 38 
LONGITUDE 132 25 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 5 150 


INTERNAL COMBUSTION 


PRIME MOVERS 


MOTEURS PRIMAIRES 


YEAR AND 
MANUFACTURER 
ANNEE ET 
FABRICANTS 
JOHNSONS CROSSING 1975 DELC 
NSi7i5e5 WHEEC 
LATITUDE 60 29 1980 CAT 
LONGITUDE 133 18 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
MAYO 1975 CAT 
1973 CUEN 
LATITUDE 63 31 
LONGITUDE 135 50 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
WHITEHORSE 1968 MDE 
1968 MDE 
LATITUDE 60 40 1970 MDE 
LONGITUDE 135 00 1975 GM 
1975 GM 
1977 =GM 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
YUKON ELECTRICAL CO LTD 
BEAVER CREEK 1967 CAT 
1967 CAT 
LATITUDE 62 22 1963 CAT 
LONGITUDE 140 52 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
CARMACKS 1968 CAT 
LATITUDE 62 06 
LONGITUDE 136 193 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
DESTRUCTION BAY 1962 CAT 
1966 CAT 
LATITUDE 61 15 1373555 CAT 
LONGITUDE 138 48 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
HAINES JUNCTION 1958 VENG 
1963 CAT 
LATITUDE 60 45 
LONGITUDE 137 30 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
OLD CROW 1970 = CAT 
1973 CAT 
LATITUDE 67 35 1981 CAT 
LONGITUDE 133 50 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
PELLY RIVER CROSSING 1963 CAT 
1983 VOLV 
LATITUDE 62 50 1984  VOLV 


LONGITUDE 136 34 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


mMYPE 
TYPE 


o00 


pas fen foo fl os fo i ao) 


o00 


000 oo 000 


000 


SS 


CYCLE SUPERCHARGED 
CYCLE SURALIMENTE 


2 YES 
2 YES 
4 YES 
COMBUSTIBLE 
4 YES 
4 YES 
COMBUSTIBLE 
4 YES 
4 YES 
4 YES 
2 YES 
2 YES 
2 YES 
COMBUSTIBLE 
4 YES 
4 YES 
4 YES 
COMBUSTIBLE 
4 YES 
COMBUSTIBLE 
4 YES 
4 YES 
4 YES 
COMBUSTIBLE 
4 NO 
4 YES 
COMBUSTIBLE 
4 YES 
4 YES 
4 YES 
COMBUSTIBLE 
4 YES 
4 YES 
4 YES 
COMBUSTIBLE 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


CYLINDERS 
CYLINDRES 


nny 


SPOLESEL 


16 
6 


SeOLESEL 


NNN 
ooommn 


= DIESEL 


oOngm 


= DIESEL 


12 


- DIESEL 


FA DLESEL 


@m co 


SOL ESEL 


omm 


= DIESEL 


oma 


= DIESEL 


RPM 
T/MN 


1200 
1800 
1200 


1200 
1800 


1200 
1200 
1200 


1200 


600 
1200 


CAPACITY 
CAPACITE 


NNN OUTS 


KW 


343 


334 
246 
250 


360 


183 
238 


COMBUSTION INTERNE 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1975 eUA 600 17 
SS wUA 600 30 
1980 CAT 208 30 
UN 
1975 TA 4160 800 
13973 BBC 4160 350 
1 150 
1968 BREL 63900 3 3920 
1968 BREL 63900 Salis 
1970 BREL 6900 5 150 
1975 EM 4160 2 500 
1975 £&M 4160 2 500 
1977 =~EM 4160 2 500 
21 720 
30 617 
USGA 2400 250 
1967 CORE 2400 350 
1969 KATO 2400 250 
850 
1968 COEL 2400 350 
350 
1962 EM 2400 150 
1966 TA 2400 250 
197 5e5 GE 2400 300 
700 
1958  COEL 2400 100 
1963 TA 2400 150 
250 
1970 EM 2400 200 
1973 KATO 2400 150 
1981 KATO 2400 225 
575 
1963 TA 2400 150 
983° COEL 2400 200 
1984 TA 2400 250 
600 


INTERNAL COMBUSTION 


ROSS RIVER 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


62 00 
132 27 


STEWART CROSSING 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


SWIFT RIVER 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


TESLIN 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


WATSON LAKE 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


NORTHWEST TERRITORIES - TERRITOIRES DU 


TUNGSTEN 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


COMINCO LTD 


63 19 
133 26 


60 00 
V3! 15 


60 10 
132 44 


60 07 
128 48 


63 00 
127 00 


ARSENIC PLANT 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


PRIME MOVERS 
MOTEURS PRIMAIRES 


YEAR AND 


MANUFACTURER 


ANNEE ET 
FABRICANTS 


1973 


1973 
1983 


1981 


CAT 
CAT 


DD 


myPE 
TYPE 


o00 


o00 


OU0D0000 


NORD-OQUEST 


OUNDOVO0V0000 


= 1h ienns 


CYCLE SUPERCHARGED 
CYCLE SURALIMENTE 
4 YES 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


4 NO 
4 YES 
4 YES 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


4 YES 
4 NO 
4 YES 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


4 YES 
4 YES 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


hpaHAPHLALHp 
~< 
m 
wn 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


CYLINDERS 
CYLINDRES 


- DIESEL 


for ep) 


= DIESEE 


Pore 


= DIESEL 


co co 


=’ DIESEL 


ae at ee oe en ee” 
MNOODNNrD 


SEOLESEL 


YUKON, TOTAL 


oA SS SO 
~< 
m 
w 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


ee SER RAS 
MONNNHONNWHNhH 


= DIESEL 


= DIESEL 


RPM 
T/MN 


1800 


1800 
1800 


1800 


CAPACITY 
CAPACITE 


NP 


KW 
360 


101 


360 
559 


153 


COMBUSTION INTERNE 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 


MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 


YEAR AND 
ANNEE ET 
FABRICANTS 
1973 KATO 
1958 COEL 
1971 CAT 
1985 TA 
1965 CAT 
1967 COEL 
1976 COEL 
1973 KATO 
1983 KATO 
1966 TA 
1967 TA 
1970 =TA 
1976 BBC 
1378 BBC 
1985 =6TA 
1985) TE 
1862 EM 
1962 EM 
1962 EM 
1971 EM 
1973 TA 
1974 . CGE 
1974 CGE 
ISi7See TA 
1979 BREL 
1S, SeeeBREL 
1981 BBC 


2400 


2400 
2400 


4160 
4160 


600 


VOLTS CAPACITE 


KW 
350 


115 


115 


INTERNAL COMBUSTION 


PRIME MOVERS 


MOTEURS PRIMAIRES 
YEAR AND 


MANUFACTURER 


ANNEE ET 
FABRICANTS 


1980 
1980 
1380 


C-1 POWERHOUSE 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


ROBERTSON SHAFT sas) 
LATITUDE 62 40 
LONGITUDE 114 15 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


ECHO BAY MINES LTD 
LUPIN MINE 


LATITUDE 65 46 
LONGITUDE 9111 13 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


NORTHERN CANADA POWER COMM 


AKLAVIK eles 
1976 

LATITUDE 68 14 1981 

LONGITUDE 135 02 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


ARCTIC BAY 1975 
1980 

LATITUDE 73 01 1983 

LONGITUDE 85 07 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


ARCTIC RED RIVER ieee 
1974 

LATITUDE 66 00 1380 

LONGITUDE 134 30 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


BAKER LAKE 1973 
1975 

LATITUDE 64 15 1985 

LONGITUDE 95 45 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


BROUGHTON ISLAND 1972 
1973 

LATITUDE 66 10 1978 

LONGITUDE 56 25 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


DD 
DD 
DD 


CAT 


CAT 
CAT 


CAT 
CAT 


TYPE 
TYPE 


000 


OVDVDGCVOCOVCV0CO0C000 


000 ou00 000 


(22 ff ce J} 2] 


oUuU0 


Saji = 


CYCLE SUPERCHARGED 
CYCLE SURALIMENTE 
2 YES 

2 YES 

2 YES 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


4 YES 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


NHOALPHLAHPAAHHALLAD 
< 
m 
nm 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


4 YES 
4 YES 
4 YES 


4 YES 
4 YES 
4 YES 


4 NO 
4 NO 
2 NO 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


4 YES 
4 YES 
4 YES 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


4 YES 
4 YES 
4 YES 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


CYLINDERS 
CYLINDRES 


sen 
Omg 


=) DIESEL 


74 


- DIESEL 


en 
ONNNNYNADOANYNMNNP 


Se 


= DIESEL 


_ —_ 
NOP 


= DIESEL 


bopmer kop) 


= DIESEL 


om 


- DIESEL 


asa 
hMNMr 


- DIESEL 


bonnes os) 


Sa RES EL 


RPM 
T/MN 


1800 


CAPACITY 
CAPACITE 


NNNP 


716 
716 


100 
298 


COMBUSTION INTERNE 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1380 BBC 600 500 
1980 BBC 600 500 
1980 BBC 600 500 
1 500 
USii5ey eCGE 600 500 
500 
74 IK 
1982 BBC 600 600 
1982 BBC 600 600 
1982 BBC 600 600 
1982 BBC 600 600 
1982 BBC 600 600 
1982 STAM 600 125 
1982 BBC 600 300 
1982 TA 600 600 
1982 TA 600 600 
1982 LA 4160 1 870 
1982 LA 4160 1 870 
1982 LA 4160 1 870 
1982 GM 4160 2 500 
129735 
12 735 
1975 TA 4160 600 
1376 4160 300 
1981 KATO 4160 600 
1 500 
1975 CGE 600 225 
1980 TA 600 400 
1983 KATO 600 400 
1 025 
1974 TA 550 50 
1974 TA 550 150 
1980 TA 550 80 
280 
1973 KATO 4160 550 
1975 KATO 4160 720 
1985 CGE 4160 720 
1 990 
1972 KATO 600 150 
1973. KATO 600 150 
1975 BBC 600 300 
600 


= Wu) 
INTERNAL COMBUSTION COMBUSTION INTERNE 
PRIME MOVERS MAIN GENERATORS 
MOTEURS PRIMAIRES GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND YEAR AND 


MANUFACTURER TYPE CYCLE SUPERCHARGED CYLINDERS RPM CAPACITY MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET TYPE CYCLE SURALIMENTE CYLINDRES T/MN  CAPACITE ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS FABRICANTS 
KW KW 
CAMBRIDGE BAY Uhre tes} D 4 YES 8 600 358 Se” TA 4160 375 
1972? iB D 4 YES 8 600 500 1972 BREL 4160 560 
LATITUDE 639 07 1973 CAT D 4 YES 16 1200 700 13731" CGE 4160 720 
LONGITUDE 105 03 1974 CAT D 4 YES 16 1200 700 1973 CGE 4160 720 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 2 375 
CAPE DORSET 1973 D 4 NO 8 1200 1973 KATO 4160 300 
13975 D 4 YES 12 1200 i975") TA 4160 540 
LATITUDE 64 40 1980 D 4 YES 12 1200 1980 BBC 4160 540 
LONGITUDE 76 00 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 1 380 
CHESTERFIELD INLET 1974 CAT D 4 YES 8 1800 195 1968 CGE 600 200 
1977 =CAT D 4 YES 8 1200 325 1972 KATO 600 300 
LATITUDE 63 30 1985 CAT D 4 YES 8 1200 400 1985 KATO 600 400 
LONGITUDE 390 40 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 300 
CLYDE 1973'©* CAT D 4 YES 6 1200 232 1S3i3ee (CGE 600 300 
1978 CAT D 4 YES 6 1200 298 1976 BBC 600 300 
LATITUDE 70 30 1381 CAT D 4 YES 6 1200 716 1376e" CGE 600 500 
LONGITUDE 68 30 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 1 100 
COPPERMINE V9GGes CST D 4 NO 6 600 269 1967 GE 4160 200 
(S675) LIST D 4 NO 6 600 269 givens GE 4160 200 
LATITUDE 67 49 (36a ELST D 4 NO 6 600 269 1367 ~ GE 4160 200 
LONGITUDE 115 06 1372 6B D 4 YES 8 600 373 1972 =A 4160 375 
1976 CAT D 4 YES 12 1200 716 1976 TA 4160 540 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL ews 
CGRAL HARBOUR 1957 = CAT D 4 YES 6 900 250 1957 KATO 4160 250 
1355) CAT D 4 YES 5 9300 250 1957 KATO 4160 250 
LATITUDE 64 35 1957 KATO D 4 YES 6 300 250 1957 KATO 4160 250 
LONGITUDE 83 40 1976 CAT D 4 YES 6 1200 201 1974 KATO 4160 300 
1975 CAT D 4 YES 6 1200 298 1975) SIEGE 4160 300 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 1 350 
ESKIMO POINT 1972 CAT D 4 YES 8 1200 298 1972 KATO 4160 300 
Ugi%3, CAT D 4 YES 8 1200 298 1973 KATO 4160 300 
LATITUDE 60 40 1975 CAT D 4 WES 12 1200 716 1975 TA 4160 600 
LONGITUDE 94 15 1980 CAT D 4 YES 12 1200 716 1380 BBC 4160 600 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 1 800 
FORT FRANKLIN 1971 CUEN D 4 NO 6 1200 336 1971 =A 600 200 
1972 CAT D 4 YES 8 1200 325 1972 KATO 600 300 
LATITUDE 65 25 1979 =CAT D 4 YES 8 1200 325 1973 KATO 600 300 
LONGITUDE 123 50 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 800 
FORT GOOD HOPE 1971 CAT D 4 YES 8 1200 325 1971 KATO 4160 300 
1974 CAT D 4 YES 8 1200 325 1974 CGE 2400 300 
LATITUDE 66 20 1983 CAT D 4 YES 8 1800 325 1983 CGE 2400 300 
LONGITUDE 128 40 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 300 
FORT LIARD 1975 CUEN D 4 YES 6 1800 213 19759" TA 600 150 
1975  CUEN D 4 YES 6 1800 149 1975 ONAN 600 200 
LATITUDE 60 10 1982 CAT D 4 YES 6 1800 194 1982 TA 600 185 
LONGITUDE 124 00 1982 CUEN D 4 YES 6 1800 200 1982 TA 600 200 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 735 


INTERNAL COMBUSTION 
PRIME MOVERS 
MOTEURS PRIMAIRES 


= 1208s 


YEAR AND 

MANUFACTURER TYPE CYCLE SUPERCHARGED CYLINDERS 

ANNEE ET TYPE CYCLE SURALIMENTE CYLINDRES 

FABRICANTS 
FORT MCPHERSON 1967 =LB D 4 YES 8 

1968 CB D 4 YES 8 
LATITUDE 67 26 1974 CAT D 4 YES 12 
LONGITUDE 134 53 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 
FORT NORMAN 1977 GM D 2 YES 12 

1979 CUEN D 4 NO 12 
LATITUDE 65 00 1983 CAT D 4 YES 12 
LONGITUDE 125 00 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 
FORT RESOLUTION 1960 MDE D 4 NO 5 

1968 LB D 4 YES 6 
LATITUDE 61 11 1976 CUEN D 4 YES 12 
LONGITUDE 113 41 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 
FORT SIMPSON WWGZe7 RH D 4 YES 6 

197378) RA D 4 VES 12 
LATITUDE 61 52 1975 MLW D 4 YES 16 
LONGITUDE 121 20 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 
FORT SMITH 1975 MLW D 4 YES 16 

1977 =MLW D 4 YES 12 
LATITUDE 60 00 1983 MLW D 4 YES 18 
LONGITUDE 111 53 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 
FROBISHER BAY 1964 MDE D 4 YES 6 

1969 MDE D 4 YES 8 
LATITUDE 63 44 1970 MDE D 4 YES 12 
LONGITUDE 68 28 13976 GM D 2 YES 20 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 
GJOA HAVEN 1976 = CAT D 4 YES 6 

1979 . CAT D 4 YES 6 
LATITUDE 67 50 1984 CAT D 4 YES 6 
LONGITUDE 36 00 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 
GRISE FIORD 1975 CUEN D 4 YES 6 

1381 CAT D 4 YES 6 
LATITUDE 37 10 1982 DD D Z YES 4 
LONGITUDE 87 00 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 
HALL BEACH 1977 = CAT D 4 YES 6 

1982 CAT D 4 YES 6 
LATITUDE 62 00 1982 CAT D 4 YES 6 
LONGITUDE 73 00 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 
HOLMAN ISLAND 72 CAT D 4 YES 6 

1979 CUEN D 4 YES 6 
LATITUDE 70 50 1984 CAT D 4 YES 6 


LONGITUDE 115 00 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL COMBUSTIBLE 


PRINCIPAL - DIESEL 


RPM 
T/MN 


CAPACITY 
CAPACITE 


NP 


KW 


1s 
63 


300 
400 


COMBUSTION INTERNE 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1974 TA 4160 375 
1974 TA 4160 375 
1974 KATO 4160 600 
1 350 
1977. TA 600 300 
1979. TA 600 300 
1983 KATO 600 400 
1 000 
1960 EE 4160 150 
1968 GE 4160 200 
19766) TA 4160 400 
750 
1962 CGE 4160 600 
1973. BREL 4160 1 000 
1975. TA 4160 2 000 
3 600 
1975. TA 4160 2 000 
1975 BBC 4160 1 500 
1983 BBC 4160 2 500 
6 000 
1964 CGE 4160 1 000 
1969 BREL 4160 2 585 
1970 BREL 4160 3 920 
1976 EM 4160 2 500 
10 005 
1976 TA 4160 300 
1979 TA 4160 300 
1984 TA 4160 800 
1 400 
197S5a0 TA 600 175 
1981 ONAN 600 150 
1982 DELC 600 80 
405 
1976 BBC 600 300 
1982 BBC 600 300 
1982 BBC 600 200 
800 
1972 KATO 600 150 
1979 KATO 600 300 
1984 BBC 600 400 
850 


INTERNAL COMBUSTION 
PRIME MOVERS 


MOTEURS PRIMAIRES 


YEAR AND 
MANUFACTURER 
ANNEE ET 
FABRICANTS 
IGLOOLIK 1975 CAT 
1976 CAT 
LATITUDE 67 00 1985 CAT 


LONGITUDE 81 00 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


INUVIK 1970 MDE 
1975 GM 
LATITUDE 68 21 1975 GM 
LONGITUDE 134 43 1975 MDE 
1984 GM 
1984 CAT 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


JEAN MARIE RIVER ae GM 


979. GM 
LATITUDE 61 00 
LONGITUDE 120 45 


PRINCIPAL FUEL ~- DIESEL 


LAC LA MARTE 1979 CAT 
1981 CAT 

LATITUDE 63 08 1983 CAT 

LONGITUDE 117 16 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL 

LAKE HARBOUR 1973 CAT 
1978 CAT 

LATITUDE 62 00 1983 CAT 

LONGITUDE 70 00 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL 

NAHANNI BUTTE 1973 GM 
1975 GM 

LATITUDE 60 45 1381 GM 

LONGITUDE 124 00 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL 

NORMAN WELLS 1970 CAT 
1972 CAT 

LATITUDE 65 20 1980 CUEN 

LONGITUDE 127 02 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL 

PANGNIRTUNG 1972 CAT 
1973 CAT 

LATITUDE 65 00 1976 CAT 

LONGITUDE 66 00 1981 CAT 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL 

PAULATUK 1970 GM 
1979 CAT 

LATITUDE 63 43 1980 CAT 

LONGITUDE eas) 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL 

PELLY BAY 1973 GM 
1980 CAT 

LATITUDE 66 45 1981 CAT 


LONGITUDE 31 00 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


TYPE 
TVIRE 


oo00 


000 0000 o00 o00 o00 ou0g0 ogo Loo fos J oo J os jl eo J oo] 


000 


1/4 


CYCLE SUPERCHARGED 
CYCLE SURALIMENTE 


4 YES 
4 YES 
4 YES 
COMBUSTIBLE 
4 YES 
2 YES 
2 YES 
4 YES 
2 YES 
4 YES 
COMBUSTIBLE 
2 NO 
2 NO 
COMBUSTIBLE 
2 YES 
4 YES 
4 YES 
COMBUSTIBLE 
4 YES 
4 YES 
4 YES 
COMBUSTIBLE 
2 NO 
2 NO 
2 NO 
COMBUSTIBLE 
4 YES 
4 YES 
4 YES 
COMBUSTIBLE 
4 YES 
4 YES 
4 YES 
4 YES 
COMBUSTIBLE 
2 YES 
2 YES 
2 YES 
COMBUSTIBLE 
2 YES 
4 YES 
4 YES 
COMBUSTIBLE 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


PRINCIPAL 


CYLINDERS 
CYLINDRES 


= DIESEL 


pp 


SOLESEL 


Oma 


- DIESEL 


fop Mop Reor) 


SEO LESEL 


hap 


=) DLESEL 


—- ont 
NNP 


= DIESEL 


NINO oC 


1 
1 


= DIESEL 


aap 


- DIESEL 


ome 


- DIESEL 


RPM 
T/MN 


CAPACITY 
CAPACITE 


NNNNVI 


KW 


63 
149 


26 
107 


COMBUSTION INTERNE 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
WEISS ays 4160 300 
1976 KATO 4160 540 
1985 KATO 4160 500 
1 340 
1970 BREL 4160 5 180 
See EM 4160 2 500 
1975 EM 4160 2 500 
1975 BREL 4160 2 080 
1984 EM 4160 2 865 
1984 GE 4160 300 
15 425 
1973 DELC 240 40 
1979 DELC 240 21 
61 
1979 TA 600 80 
1381 KATO 600 150 
1983 KATO 600 190 
420 
19 73Ree CCE 600 150 
1976 BARB 600 300 
1983 BBC 600 300 
750 
1973" © DELC 120 21 
1397S sesBELC 120 50 
1981 DELC 1 80 
151 
1970 KATO 4160 500 
{972° = CGE 4160 700 
1980 BBC 600 550 
1 750 
1972 CAC 600 300 
197305 TA 600 300 
1976 TA 4160 540 
1981 BBC 4160 540 
1 680 
19732 DELC 600 80 
1979 KATO 600 150 
1980 DELC 600 150 
380 
19/7 See CGE 600 200 
1980 CGE 600 300 
1981 BBC 600 300 
800 


INTERNAL COMBUSTION 


PINE POINT 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRIME MOVERS 


MOTEURS PRIMAIRES 


YEAR AND 
MANUFACTURER 


ANNEE ET 
FABRICANTS 


60 13 
110 52 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


POND INLET 


LATITUDE 
LONGITUDE 


1975 CAT 

1979 CAT 
72 41 1983 CAT 
78 00 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


RAE LAKES 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


RANKIN INLET 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


REPULSE BAY 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


RESOLUTE BAY 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


SACHS HARBOUR 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


SNOWDRIFT 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


SPENCE BAY 


LATITUDE 
LONGITUDE 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


TUKTOYAKTUK 


LATITUDE 
LONGITUDE 


1975 GM 
1981 GM 
64 10 1984 CAT 
117 20 
1973 CAT 
19735) CAT 
63 00 19755 @ PCAT, 
32550 137888) CAT 
1973. CAT 
1976 CAT 
65 50 1982 CAT 
85 50 
1976 WAUM 
13976 WAUM 
74 42 1976 WAUM 
94 54 1976 WAUM 
1976 WAUM 
1975 CAT 
1976 CAT 
72 00 1984 CAT 
125 00 
1970 GM 
1976 GM 
62 24 1980 CAT 
110 24 
1971 CAT 
1973. CAT 
639 30 1975 CAT 
94 00 1976 = CAT 
1974 CAT 
1980 CAT 
63 30 1983 CAT 
133 00 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


LYRE 
TYPE 


ovu000 o00D 000 o0000 Sls) =) o000DND oun es] oo ji we] Ov00ND 


Lon J os Jl eo] 


WES 


CYCLE 

CYCLE SURALIMENTE 

4 YES 

4 YES 

4 YES 

4 YES 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL 
4 YES 

4 YES 

4 YES 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL 
2 YES 

2 YES 

4 YES 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL 
4 YES 

4 YES 

4 YES 

4 YES 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL 
4 YES 

4 NO 

4 YES 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL 
4 YES 

4 YES 

4 YES 

4 YES 

4 YES 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL 
4 YES 

4 YES 

4 YES 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL 
2 YES 

2 YES 

4 YES 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL 
4 YES 

4 YES 

4 YES 

4 YES 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL 
4 YES 

4 YES 

4 YES 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


SUPERCHARGED CYLINDERS RPM 


CYLINDRES T/MN 


= DIESEL 
6 
12 
12 


= DIESEL 


ALD 


[SOLESEL 


1 
1 
1 
1 


NOOM 


= DLESEL 


OC 


=SOLESEL 


NNNN® 


1 
1 
1 
1 


-SDLESEL 


Omm 


=) DIESEL 


op 


- DIESEL 


fopReosRer Rep) 


- DIESEL 


Seas 
NN@ 


= DIESEL 


CAPACITY 
CAPACITE 


175 
354 
175 
354 


800 
597 
597 


COMBUSTION INTERNE 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 


VOLTS CAPACITE 


ANNEE ET 
FABRICANTS 
KW 
1970 BREL 4160 5 180 
1978 GEE 4160 2 500 
13.7890 | GEE 4160 2 500 
1978s) GEE 4160 2 500 
12 680 
LSet A: 4160 300 
1979 TA 4160 540 
13983 BBC 4160 720 
1 560 
197 DELC 1240 80 
1981 BBC 240 80 
1984 KATO 240 100 
260 
1973 CGE 4160 700 
1973 CGE 4160 700 
1975 § CAC 4160 720 
1976 KATO 4160 540 
2 660 
1973 KATO 600 150 
1976 BBC 600 300 
1982 CANR 4160 300 
750 
1976 KATO 2400 350 
1976 TA 2400 900 
1976 TA 2400 900 
1376 BBC 2400 900 
13976 BBC 2400 300 
3 950 
13.255 TA 600 300 
1976 TA 600 300 
1984 TA 600 200 
800 
1970 TA 600 80 
1976 DELC 600 200 
1980 KATO 600 150 
430 
1971 KATO 600 150 
137 see sCGE 4160 300 
1975 KATO 600 150 
1976 KATO 4160 300 
900 
1974 CGE 4160 720 
1980 CGE 4160 540 
1983 CGE 4160 720 
+ 980 


INTERNAL COMBUSTION 


PRIME MOVERS 


MOTEURS PRIMAIRES 


YEAR AND 
MANUFACTURER 
ANNEE ET 
FABRICANTS 

WHALE COVE 1972 CAT 
1976 CUEN 

LATITUDE 62 50 1381 CAT 

LONGITUDE 34 00 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL 

WRIGLEY 1975 GM 
1975 GM 

LATITUDE 62 10 1983 CAT 

LONGITUDE 124 10 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL 

YELLOWKNIFE 19639 MDE 
1973. CAT 

LATITUDE 62 27 1973 CAT 

LONGITUDE 114 22 1974 GM 
1974 GM 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL 

NORTHLAND UTILITIES(NWT) LTD 

DORY POINT 1970 = CAT 
1974 CAT 

LATITUDE 61 16 1983 CAT 

LONGITUDE 117 32 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL 

FORT PROVIDENCE 1968 CAT 
1973 CAT 

LATITUDE 61 21 1984 VOLV 

LONGITUDE 117 393 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL 

HAY RIVER Jee) Gs 
1362 €B 

LATITUDE 60 51 1963 CAT 

LONGITUDE 115 44 1970 =6CAT 
1972 WAUM 
1974 CAT 
1974 CAT 
1975 GM 
1978 | WAUM 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


TYPE 
TYPE 


o00 O0000 000 000 


ou00 


joe J on J ow 9 oe fos fom J eo fl wo] 


CYCLE 
CYCLE 


PPP 
=< 
m 
w 


MP 
< 
m 
n 


NOnN+LfPS 
22 
m 
wn 


COMBUSTIBLE 


COMBUSTIBLE 


PNP hfPhLpL Pp 
~< 
m 
nm 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 


lyase S 


SUPERCHARGED CYLINDERS 
SURALIMENTE 


mmc 


PRINCIPAL - DIESEL 


>om 


PRINCIPAL - DIESEL 


NN—-—-— 
COMMM 


PRINCIPAL - DIESEL 


rho 


PRINCIPAL - DIESEL 


PRINCIPAL - DIESEL 


SEND eh eet aed ent 
NODMMNNN Aco 


CYLINDRES 


RPM 
T/MN 


COMBUSTION 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 
YEAR AND 


NORTHWEST TERRITORIES - TOTAL - TERRITOIRES DU NORD-OQUEST 


CANADA, TOTAL 


INTERNE 


CAPACITY MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
CAPACITE ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW KW 
143 SIZ een CANT 600 150 
213 1976 VS 600 200 
238 1381 TA 600 300 
650 
160 1975 TA 600 150 
Z13 usltdey gs 600 200 
130 1983 STAM 600 130 
480 
5 356 1969 BREL 4160 5 150 
962 1973 TA 4160 680 
962 USS A 4160 680 
2 134 1974 EM 4160 2 500 
2 134 1974 EM 4160 2 500 
Wal EN 
105 777 
110 1970 =TA 2400 100 
100 1974 CAT 220 40 
100 1983 BBC 480 75 
215 
240 1968 GE 2400 225 
560 1973 TA 2400 500 
560 1984 MARA 480 250 
975 
1 300 1959 EE 4160 500 
700 (i962) SEE 4160 650 
600 1969 TA 2400 600 
560 1970 =TA 400 500 
1 300 1972 KATO 4160 1 200 
830 1974 TA 4160 800 
940 1974 TA 2400 880 
940 1975 GM 4160 2 750 
600 1978 KATO 4160 1 200 
$3 080 
10 270 
140 597 
576 457 
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GAS TURBINE 


TURBINE A GAZ 


GAS TURBINE 


MAIN TURBINES 
TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 


MANUFACTURER 


ANNEE ET 
FABRICANTS 


NEWFOUNDLAND - TERRE-NEUVE 


NEWFOUNDLAND & LABRADOR HYDRO 


HARDWOODS 1977 RRAM 
1377 RRAM 

LATITUDE 47 32 

LONGITUDE 52 51 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL 

HOLYROOD 1366 RRAM 

LATITUDE 47 27 

LONGITUDE 53 06 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL 

STEPHENVILLE 1976 RRAM 
1976 RRAM 

LATITUDE 48 33 

LONGITUDE 58 35 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


NEWFOUNDLAND LIGHT & POWER CO LTD 


GREENHILL 1876  RRAM 
LATITUDE 47 05 

LONGITUDE 55 46 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL 

MOBILE UNIT 13974 OREN 
LATITUDE 

LONGITUDE 

PRINCIPAL FUEL - DIESEL 

SALT POND 1368 RRAM 
LATITUDE 47 10 

LONGITUDE EK) Us) 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


PRINCE EDWARD ISLAND - ILE-DU-PRINCE-EDOUARD 


MARITIME ELECTRIC CO LTD 


BORDEN 1971 EE 
1973 JBE 

LATITUDE 46 15 

LONGITUDE 63 42 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


CYCLE 
CYCLE 


nw 


ow 


= dey 


TURBINE A GAZ 


MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 


INLET PRESSURE YEAR AND 
TEMPERATURE = RATIO SHAFTS CAPACITY MANUFACTURER 
TEMPERATURE RAPPORT ARBRES CAPACITE ANNEE ET 
D’ADMISSION DE PRESSION -18 C 30 C FABRICANTS 
c KW KW 
1092 14.0/1 1 22 025 26 875 1377 9 BREE 
1092 14.0/1 1 22 025 26 875 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 
1032 10.0/1 1 12 346 12 147 1966 AEI 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 
1092 14.0/1 1 22 025 26 875 1976 BREL 
1092 14.0/1 1 22 025 26 875 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 


793 10.0/1 1 28 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 


788 5.0/1 1 i 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 


500 17.0/1 1 15 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 


NEWFOUNDLAND - TOTAL - 


S20 10.0/1 14 


760 9.0/1 


—PnN 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - DIESEL 


PRINCE EDWARD ISLAND - 


938 26 875 (See eRe 


407 7 837 1974 EM 


309 13 975 1968 AEI 


TERRE-NEUVE 


1971 EE 


14 512 
631 25 370 1973 JBE 


TOTAL - ILE-DU-PRINCE-EDOUARD 


VOLTS CAPACITY 
VOLTS CAPACITE 


KW 


13800 54 000 


54 000 


13800 14 150 


14 150 


13800 54 000 


54 000 


122 150 


13800 26 800 


26 800 


4160 7 230 


1h EN) 


13800 14 150 


14 150 
48 240 


170 330 


14 850 
26 000 


13800 
13800 


40 850 


40 850 


40 850 


GAS TURBINE 
MAIN TURBINES 
TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 
MANUFACTURER CYCLE 
ANNEE ET CYCLE 
FABRICANTS 
NOVA SCOTIA - NOUVELLE-ECOSSE 
NOVA SCOTIA POWER CORP 
BURNSIDE 1976 PW $ 
1976 PW $ 
LATITUDE 44 41 1976 PW $ 
LONGITUDE 63 35 TS 76g OPW, $ 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
TUSKET 1971 PW $ 
LATITUDE 43 40 
LONGITUDE 66 00 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
VICTORIA JUNCTION Vesey - tidy) Ss 
1976 PW $ 
LATITUDE 46 09 
LONGITUDE 60 11 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
NEW BRUNSWICK - NOUVEAU-BRUNSWICK 
) NEW BRUNSWICK ELECTRIC POWER COMM 
MONCTON 1971 PW $ 
LATITUDE 46 10 
LONGITUDE 64 50 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
QUEBEC 
HYDRO QUEBEC 
CADILLAC 1976 CWES $ 
1977 CWES $s 
LATITUDE 48 14 1977 ~=CWES $ 
LONGITUDE 78 23 
PRINCIPAL FUEL - DIESEL 
CITIERE HEAL ey $ 
1979807 PW S 
LATITUDE 45 24 1397952) PW $ 
LONGITUDE 73 26 1980 PW $ 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


INLET 

TEMPERATURE 
TEMPERATURE 
D’ ADMISSION 


Cc 


649 

649 

649 

649 
COMBUSTIBLE 


732 


COMBUSTIBLE 


649 
649 


COMBUSTIBLE 


638 


COMBUSTIBLE 


COMBUSTIBLE 


Zee 


TURBINE A GAZ 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 


PRESSURE YEAR AND 
RATIO SHAFTS CAPACITY MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
RAPPORT ARBRES CAPACITE ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
DE PRESSION &18 C 30 FABRICANTS 
KW KW KW 
3.0/1 3 33 500 22 700 1976 BREL 13800 30 000 
3.0/1 3 33 500 22 700 1976 BREL 13800 30 000 
3.0/1 3 33 500 22 700 1976 BREL 13800 30 000 
3.0/1 3 33 500 22 700 1976 BREL 13800 30 000 
PRINCIPAL - DIESEL 120 000 
Zeal 3 24 300 20 600 1971 BREL 13800 25 000 
PRINCIPAL - DIESEL 25 000 
3.0/1 3 33 500 22 700 1975 BREL 13800 30 000 
3.0/1 3 33 500 22 700 1976 BREL 13800 30 000 
PRINCIPAL - DIESEL 60 000 
205 000 
NOVA SCOTIA - TOTAL - NOUVELLE-ECOSSE 205 000 
Pep VAY 3 26 667 21 500 1971) BREE 13800 23 375 
PRINCIPAL - DIESEL 23 375 
23 375 
NEW BRUNSWICK - TOTAL - NOUVEAU-BRUNSWICK 23 375 
bo lA 2 52 681 48 375 1976 BREL 13800 54 000 
WotWAr 2 52 681 48 375 1977 BREL 13800 54 000 
ol) iz 52 681 48 375 1977. + BREL 13800 54 000 
PRINCIPAL - DIESEL 162 000 
1.4/1 2 70 202 56 437 1379 BBC 13800 50 220 
1.4/1 2 70 202 56 437 1Si7See 8 BBC 13800 50 220 
1.4/1 2 70 202 56 437 IS/Seee BBC 13800 50 220 
1.4/1 2 70 202 56 437 1980 BBC 13800 50 220 
PRINCIPAL - DIESEL 200 880 
362 880 
QUEBEC, TOTAL 362 880 


GAS TURBINE 


ONTARIO 


MAIN TURBINES 
TURBINES PRINCIPALES 


YEAR 


MANUFACTURER 


AND 


ANNEE ET 
FABRICANTS 


DOW CHEMICAL OF CANADA LTD 


SARNIA 
LATITUDE 42 58 
LONGITUDE 82 23 


PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 


ONTARIO HYDRO 


BRUCE A 
LATITUDE 44 25 
LONGITUDE 81 33 


PRINCIPAL FUEL - LIGHT 


BRUCE B 


LATITUDE 44 19 
LONGITUDE 81935 


BRUCE HEAVY WATER 


LATITUDE 44 25 
LONGITUDE 81 33 


PRINCIPAL FUEL - LIGHT 


DETWEILER 
LATITUDE 43 43 
LONGITUDE 80 33 


PRINCIPAL FUEL - LIGHT 


J CLARK KEITH 


LATITUDE 42 17 
LONGITUDE 83 06 


PRINCIPAL FUEL -’ LIGHT 


LAKEVIEW 
LATITUDE 43 34 
LONGITUDE 79) 33 


PRINCIPAL FUEL - LIGHT 


LAMBTON 
LATITUDE 42 48 
LONGITUDE 82 26 


PRINCIPAL FUEL - LIGHT 


LENNOX 
LATITUDE 44 11 
LONGITUDE 76 47 


PRINCIPAL FUEL - LIGHT 


1972 
1972 
1977 


FUEL 


OIL 


CYCLE 
CYCLE 


mwnw 


nnn NWMnnnwm Onnw 


ONnwnwn 


Onw 


nm 


= 12895 


INLET PRESSURE 
TEMPERATURE RATIO 
TEMPERATURE RAPPORT 
D'ADMISSION DE PRESSION 
C 
982 BICYA 
982 3.8/1 
1002 11.0/1 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


10 
10. 
300 10. 
300 10 


300 10.3/1 
300 10.3/1 
300 10.3/1 
300 10.3/1 
9380 USO 
380 11.0/1 


300 10.3/1 
300 10.3/1 
$00 10.3/1 


788 6.9/1 

788 6.9/1 

788 6.9/1 

788 6.9/1 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL 

733 Sova 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


733 
7393 
733 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


320 
320 


S744 
a7 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


SHAFTS 
ARBRES 


—F 


CAPACITY 


KW 
70 700 50 
70 700 50 
81 125 63 


- GAZ NATUREL 


- MAZOUT 


- MAZOUT 


NNP 


- MAZOUT 


- MAZOUT 


~ MAZOUT 


NNP 


- MAZOUT 


NMP 


- MAZOUT 


- MAZOUT 


= 
ol 
S 
oO 

app 


ia) 
nD 
So 
So 
NN 


LEGER 


CAPACITE 
c 30 C 


KW 


052 
250 


700 


700 


700 


300 
300 


TURBINE A GAZ 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 

KW 
19#Ze) GE 14400 54 400 
WS02e8 GE 14400 54 400 
1977") EM 14400 72 250 

181 050 

181 050 
1974 EE 13800 12 100 
USi(4 ae 13800 12 100 
13755 EE 13800 12 100 
WSs) IEE 13800 12 100 

48 400 
1983 CGE 13800 12 100 
1983 CGE 13800 12 100 
usey — (elele 13800 12 100 
1983 CGE 13800 12 100 
1983 BBC 4160 4 050 
1983 BBC 4160 4 050 

56 500 
With [ale 13800 12 100 
US {als 13800 12 100 
USITETE 8 [ala 13800 12 100 

36 300 
1967  CWES 13800 16 320 
1967 CWES 13800 16 320 
1968 CWES 13800 16 320 
1968 CWES 13800 16 320 

65 280 
1967 BREL 2400 6 400 

6 400 

1967 BREL 4160 6 400 
1I6/see BREE 4160 6 400 
1967 BREL 4160 6 400 

139 200 
1967 BREL 4160 6 400 
1968 BREL 4160 6 400 
1968 BREL 4160 6 400 

19 200 
1976 EM 4160 2 500 
1976 EM 4160 2 500 

5 000 


GAS TURBINE 


NANTICOKE 
LATITUDE 43 34 
LONGITUDE 73 33 
PRINCIPAL FUEL - LIGHT 
PICKERING A 
LATITUDE 43 50 
LONGITUDE 79 02 
PRINCIPAL FUEL - LIGHT 
PICKERING B 
LATITUDE 43 50 
LONGITUDE 73 33 
PRINCIPAL FUEL - LIGHT 
RICHARD L HEARN 
LATITUDE 43 39 
LONGITUDE 73 20 
PRINCIPAL FUEL - LIGHT 
SARNIA-SCOTT 

) LATITUDE 42 56 
LONGITUDE 82 26 
PRINCIPAL FUEL - LIGHT 
THUNDER BAY 
LATITUDE 48 22 
LONGITUDE 89 13 


PRINCIPAL FUEL - LIGHT 


MANITOBA 


MANITOBA HYDRO 


SELKIRK 
LATITUDE 50 09 
LONGITUDE 96 52 


MAIN TURBINES 


= 1%} 


TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 
MANUFACTURER 
ANNEE ET 
FABRICANTS 
1971 OREN 
1971 OREN 
1371 OREN 
FUEL OIL 
1970 OREN 
1970 OREN 
1970 OREN 
1972 OREN 
1972 OREN 
1873 OREN 
FUEL OIL 
1982 OREN 
1982 OREN 
1982 OREN 
1982 SOCE 
138Zey SOCE 
FUEL OIL 
1967 OREN 
1967 OREN 
1967 OREN 
FUEL OIL 
1966 CGE 
1966 CGE 
1966 CWES 
1966 CWES 
FUEL OIL 
1968 AEI 
1968 AEI 
FUEL OIL 
1967 = PW 
1968 PW 


PRINCIPAL FUEL - AVIATION TURBO FUEL 


INLET PRESSURE 
CYCLE TEMPERATURE RATIO SHAFTS 
CYCLE TEMPERATURE RAPPORT ARBRES 
D'ADMISSION DE PRESSION 

C 

$ 793 Bs hVAl 2 

$ 733 Se 5/1 Zz 

$ 733 Seyal 2 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - MAZOUT 

$ 793 5.0/1 2 

S sks) AoW 2 

$ 733 Bs0/4 2 

$ 793 5.0/1 2 

$s 793 5.0/1 2 

$ 733 5.0/1 2 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - MAZOUT 

S) 825 5.0/1 2 

$ 825 5.0/1 2 

Ss 825 5.0/1 2 

S 320 Jo2/1 1 

$ 920 S27 1 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - MAZOUT 

$ 793 BiG kV/) 2 

$ 793 Safa Z 

S 733 5.5/1 2 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - MAZOUT 

5 761 6.0/1 1 

$ 761 6.0/1 1 

$ 788 6.3/1 1 

$ 788 6.9/1 1 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - MAZOUT 

$ 820 10.0/1 2 

$s 820 10.0/1 2 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - MAZOUT 

ONTARIO, TOTAL 
$ 571 2.4/1 2 
$ 571 2.4/1 2 


CAPACITY 


KW 

7 500 4 

7 500 4 

7 500 4 
LEGER 

7 407 5 

7 407 5 

7 407 5 

7 407 5 

7 407 5 

7 407 5 
LEGER 

7 407 5 

7 407 5 

7 407 5 

2 600 2 

2 600 2 
LEGER 

7 500 4 

7 500 4 

7 500 4 
LEGER 

14 123 13 

14 123 13 

is eZ259 15 

1sZ59 15 
LEGER 

14 400 3 

14 400 3 
LEGER 

12 109 10 

12 109 10 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - CARBUREACTEUR 


MANITOBA, TOTAL 


CAPACITE 
8 C 30 C 


TURBINE A GAZ 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 


VOLTS CAPACITE 


ANNEE ET 
FABRICANTS 
KW 
1971 BREL 4160 6 400 
1971 BREL 4160 6 400 
nS ital BREL 4160 6 400 
13 200 
1970 BREL 4160 5 000 
1970 BREL 4160 5 000 
1970 BREL 4160 5 000 
1972 BREL 4160 5 000 
1972 BREL 4160 5 000 
1973 = BREL 4160 5 000 
30 000 
1982 BREL 4160 7 000 
1982 BREL 4160 7? 000 
1982 BREL 4160 7 000 
1982 BBC 4160 2 500 
1982 BBC 4160 2 500 
26 000 
1967 BREL 4160 6 400 
1967 = BREL 4160 6 400 
1967 BREL 4160 6 400 
13 200 
1966 CGE 13800 15 000 
1966 CGE 13800 15 000 
1966 CWES 13800 16 320 
1966 CWES 13800 16 320 
62 640 
1968 AEI 4160 11 600 
1968 AEI 4160 11 600 
23 200 
436 520 
617 570 
1967 BBC 4160 11 900 
1968 BBC 4160 11 300 
23 800 
23 800 
23 800 


GAS TURBINE 


SASKATCHEWAN 


SASKATCHEWAN POWER CORP 


LANDIS 


LATITUDE 
LONGITUDE 


5295.3 
108 24 


MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 
MANUFACTURER 


ANNEE ET 
FABRICANTS 


PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 


MEADOW LAKE 


LATITUDE 
LONGITUDE 


54 05 
108 50 


PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 


SUCCESS 


LATITUDE 
LONGITUDE 


50 26 
108 17 


PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 


ALBERTA 


A E C POWER LTD 


MILDRED LAKE 


LATITUDE 
LONGITUDE 


57 02 
111 36 


PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 


ALBERTA POWER 


LTD 


FORT MCMURRAY 


LATITUDE 
LONGITUDE 


56 44 
il 23 


PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 


JASPER 


LATITUDE 
LONGITUDE 


52 53 
118 05 


PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 


RAINBOW 


LATITUDE 
LONGITUDE 


58 30 
119 30 


PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 


SIMONETTE 


LATITUDE 
LONGITUDE 


54 27 
118 17 


1975 TURB 
1984 JBE 
1967 PW 
1967 PW 
1968 PW 
1977 CGE 
1977 CGE 
1975 ALSN 
1975 ALSN 
1968 CWES 
1970 =©BBC 
1366 BBC 


PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 


CYCLE 
CYCLE 


ONnwm 


nm 


= iis{9) 


INLET PRESSURE 

TEMPERATURE = RATIO SHAFTS 

TEMPERATURE RAPPORT ARBRES 

D'ADMISSION DE PRESSION Syke 
Cc KW 
985 10.0/1 1 70 728 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 


1104 10.0/1 1 45 300 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 


621 Pes ttif || iz 14 815 
621 2a 2 14 815 
621 (oS UUAL 2 14 815 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 


SASKATCHEWAN, TOTAL 


11.0/1 1 27 654 
11.0/1 1 27 654 


ayes 
ou 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 


954 9.0/1 1 3 388 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 


954 9.0/1 1 3 388 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 


27 654 
38 716 


_ 


732 6.0/1 
mo 7.8/1 


bi 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 


132 6.0/1 1 13 753 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL 


GAZ NATUREL 


CAPACITY 
CAPACITE 
30 C 


KW 


60 200 


40 400 


22 145 
22 145 


2 784 


2 784 


275575 


25 262 


15 910 


TURBINE A GAZ 


MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 


MANUFACTURER VOLTS 


YEAR AND 
ANNEE ET 
FABRICANTS 
137.558 EM 
1984 BREL 
19672) SCE 
19678) SGE 
1968 SGE 
us77 = «CGE 
13977) CGE 
cles Jae 
EWAS 242 
1968 CWES 
1970 ~=BBC 
1966 BBC 


VOLTS 


13800 


13800 


13800 
13800 
13800 


13800 
13800 


4160 


4160 


13800 


14400 


14400 


CAPACITY 
CAPACITE 


KW 


68 400 


68 400 


51 000 


35 520 
154 920 


154 920 


28 000 
28 000 


56 000 
56 000 


3 300 


3 300 


3 300 


3 300 


27 500 
46 400 
73 300 


18 800 


18 800 


GAS TURBINE 
MAIN TURBINES 


TURBINES PRINCIPALES 

YEAR AND 
MANUFACTURER CYCLE 
ANNEE ET CYCLE 
FABRICANTS 

STURGEON 1958 BBC S 
1961 BBC $s 

LATITUDE 55 04 

LONGITUDE 117 17 


PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 


DOW CHEMICAL CANADA INC 


POWER PLANT S79 GE C 
TSi/,3 GE C 
LATITUDE 53 43 
LONGITUDE 113 13 
PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 
EDMONTON POWER 
ROSSDALE 1958 BBC $ 
ig 530s BBE $ 
LATITUDE 53 35 
LONGITUDE 113 28 
PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 
) MEDICINE HAT CITY OF 
MEDICINE HAT 13975 WEST $ 
13979 WEST c 
LATITUDE 50 03 1973 WEST C 
LONGITUDE 110 40 
PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 
SHERRITT-GORDON MINES LTD 
FORT SASKATCHEWAN 1381 SOCE $ 
LATITUDE 53 43 
LONGITUDE 113 13 


PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 


BRITISH COLUMBIA - COLOMBIE-BRITANNIQUE 


BRITISH COLUMBIA HYDRO & POWER AUTH 


FORT NELSON 1963 OREN iS 
1375) DD $ 

LATITUDE 58 48 

LONGITUDE 122 43 


PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 


=~ Weilre 


INLET PRESSURE 
TEMPERATURE RATIO SHAFTS CAPACITY 
TEMPERATURE RAPPORT ARBRES CAPACITE 
D'ADMISSION DE PRESSION EUs iC 30 C 
C KW Kw 
629 4.7/1 1 3 876 ?t 525 
629 4.7/1 1 8 395 6 450 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 
1054 10.0/1 1 75 061 64 500 
1054 10.0/1 1 75 061 64 500 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 
621 16.0/1 2 23 629 21 500 
621 16.0/1 2 Z3 629 21 500 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 
788 6.9/1 1 19) 259 16 050 
17 42 469 z3 025 
Ws 42 469 239025 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 
649 10.0/1 1 3 259 2 902 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 
ALBERTA, TOTAL 
760 3.4/1 2 6 420 5 375 
971 8.5/1 1 3 160 Za15 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 


TURBINE A GAZ 
MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS CAPACITY 
ANNEE ET VOLTS CAPACITE 
FABRICANTS 
KW 
1958 BBC 14400 ~=10 000 
1961 BBC 4160 7 500 
17 500 
116 800 
1373" jeGE 14400 93 500 
1979 GE 14400 99 500 
139 000 
133 000 
1958 BBC 13800 30 000 
1953 BBC 13800 30 000 
60 000 
60 000 
1975 WEST 13800 i939 500 
1979 WEST 13800 35 000 
1979 WEST 13800 35 000 
83 500 
83 500 
1981 IE 4160 2 800 
2 800 
2 800 
524 100 
196359 GE 12500 5 000 
1975 EM 2400 3 000 
8 000 


GAS TURBINE 
MAIN TURBINES 
TURBINES PRINCIPALES 


YEAR AND 
MANUFACTURER CYCLE 
ANNEE ET CYCLE 
FABRICANTS 

KEOGH 1974 CWES $s 


1978 CWES $ 
LATITUDE 50 43 
LONGITUDE W229 


PRINCIPAL FUEL - DIESEL 


PRINCE RUPERT 1973 PW $ 


57 Soe ew $ 
LATITUDE 54 19 
LONGITUDE 130 19 


PRINCIPAL FUEL - NATURAL GAS 


INLET 
TEMPERATURE 


TEMPERATURE 
D’ ADMISSION 


1038 
1038 


= NNSZite 


PRESSURE 
RATIO SHAFTS 


RAPPORT ARBRES 
DE PRESSION 


8.0/1 3 
10.0/1 3 


SS 
ieee 
ww 


CAPACITY 


KW 


43 000 
58 500 


33 185 
33 185 


COMBUSTIBLE PRINCIPAL - GAZ NATUREL 


CAPACITE 
Cc 30 C 


KW 


35 000 
48 400 


TURBINE A GAZ 


MAIN GENERATORS 
GENERATEURS PRINCIPAUX 


YEAR AND 
MANUFACTURER VOLTS 
ANNEE ET VOLTS 
FABRICANTS 

1973 BREL 13800 
(S75) IBREL 13800 
1973 BREL 13800 
1975 BREL 13800 


BRITISH COLUMBIA - TOTAL - COLOMBIE-BRITANNIQUE 


CANADA, TOTAL 


CAPACITY 
CAPACITE 


KW 


40 500 
53 200 


93 700 


23 000 
23 000 


46 000 
153 700 
153 700 


2 276 585 


SELECTED PUBL ICATIONS 


Reports published by Industry Division 
dealing with Electric Power. 


Catalogue 
Annual 


57-202 Electric Power Statistics, Volume 
II - Annual Statistics, Bil. 


57-203 Electricity Bills for Domestic, 
Commercial and Small Power Service, 
Bal: 


57-204 Electric Power Statistics, Volume I - 
Annual Electric Power Survey of 
Capability and Load, Bil. 


57-206 Electric Power Statistics, Volume 
III - Inventory of Prime Mover and 
Electric Generating Equipment as of 
December 31, Bil. 


Monthly 


57-001 Electric Power Statistics, Bil. 


Bil. - Bilingual 


In addition to the selected publications 
listed above, Statistics Canada publishes a 
wide range of statistical reports’ on 
Canadian economic and social affairs. A com- 
prehensive catalogue of all current publica- 
tions is available from Statistics Canada, 
Ottawa (Canada), K1A OT6. 


Catalogue 11-204E, price Canada $5.00, Other 
Countries $6.00. 


PUBL ICATIONS CONNEXES 


Publications de la Division de l'industrie 
traitant de l'énergie électrique. 


Cataloque 
Annuelle 


97-202 Statistique de l'énergie électrique, vo- 
lume II - Statistique annuelles, Bil. 


57-203 Factures d'électricité des services do- 
mestique, commercial et a la petite in- 
dustrie, Bil. 


57-204 Statistique de l'énergie électrique, vo- 
lume I - Enquéte annuelle sur la puis- 
sance maximale et sur la charge des ré- 
seaux, Bil. 


57-206 Statistique de l'énergie électrique, vo- 
lume III - Inventaire des moteurs pri- 
maires et des générateurs électriques au 
31 décembre, Bil. 


Mensuelle 


57-001 Statistique de l'énergie électrique, Bil. 


Bil. - Bilingue 


Outre les publications énumérées ci-dessus, 
Statistique Canada publie une grande variété de 
bulletins statistiques sur la situation économi- 
que et sociale du Canada. On peut se procurer un 
catalogue complet des publications courantes en 
s'adressant a Statistique Canada, Ot tawa 
(Canada), K1A OT6. 


N° 11-204F, prix Canada $5.00, Autres pays $6.00. 
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